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Vorwort. 


Der  vorliegende  zweite  Band  ist  ebenso  wie  der  erste  voll- 
ständig umgearbeitet  worden.  Seit  dem  Erscheinen  der  ersten  Auf- 
lage hat  der  Bau  und  die  Anwendung  der  Gleichstrommaschine 
namentlich  infolge  der  Einführung  der  Kompensationswicklungen 
groBe  Fortschritte  gemacht.  Die  zahlreichen  Vorteile,  die  diese 
Hilfsmittel  bieten»  sind  allgemein  rasch  erkannt  worden,  als  man 
an  die  Aufgabe  herantrat,  Gleichstrommaschinen  zu  bauen  für  ^große 
Leistungen  bei  hohen  Umdrehungszahlen,  für  rasch  wechselnde 
Betriebe  mit  kurzzeitigen  großen  Überlastungen  und  für  Änderungen 
der  Umdrehungszahl  innerhalb  weiten  Grenzen  durch  Regulierung 
der  Feldstärke. 

Die  erreichten  Fortschritte  sind  durch  zahlreiche  Beispiele 
neuester  Konstruktionen,  durch  die  Neubearbeitung  der  Vorausbe- 
rechnung und  durch  die  Erweiterung  der  Kapitel,  welche  die 
Arbeitsweise  der  Gleichstrommaschine  behandeln,  zur  Geltung  ge- 
kommen. 

Der  mechanische  Aufbau  der  Gleichstrommaschine  ist,  ebenso 
wie  in  der  ersten  Auflage,  der  Berechnung  vorangestellt,  denn  der 
Bau  und  die  Anordnung  der  Ankerwicklung,  der  Feld-  und  der 
Kompensationswicklung,  die  Bauarten  des  Ankers,  sowie  die  Art 
und  Stärke  der  Isolierung  müssen  bei  der  Vorausberechnung  als 
bekannt  vorausgesetzt  werden.  Die  Bauart  verschiedenartiger  ganzer 
Maschinen  für  Leistungen  von  2  bis  1720  KW,  deren  Hauptab- 
messungen und  berechnete  Größen  in  Tabellen  zusammengestellt 
sind,  wird  durch  27  neue  Beispiele  erläutert,  die  in  der  ersten 
Auflage  nicht  enthalten  sind.  Im  Anhang  folgen  weitere  14  Bei- 
spiele ausgeführter  MascHinen,  welche  aus  der  ersten  Auflage  in 
die  neue  übernommen  worden  sind.  Dadurch  bietet  das  Buch  auch 
namentlich  den  Studierenden  ein  reiches  Konstruktionsmaterial. 

Der  Vorausberechnung  liegt  mit  einigen  Änderungen  die  im 
ersten  Band  gegebene  Theorie  zugrunde.     Die  Wahl  der  einzelnen 
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IV  Vorwort. 

Größen  wird  ausführlich  begründet  und  der  Gang  der  Rechnung 
ist  derart  aufgebaut,  daß  man,  unter  beständiger  Prüfung  der  be- 
rechneten oder  angenommenen  Größen  auf  ihre  Zulässigkeit,  von  Stufe 
zu  Stufe  bis  zur  endgültigen  Lösung  der  Aufgabe  vorwärtsschreitet. 

Den  besten  Überblick  über  die  vollständige  Berechnung  einer 
Maschine  gibt  das  Berechnungsformular  (S.  388  bis  401).  Eine 
Durchsicht  desselben  und  des  Beispieles  für  die  ausführliche  Be- 
rechnung einer  Maschine  (S.  412)  lehrt,  daß  die  vollständige  und 
genaue  Berechnung  viel  Zeit  in  Anspruch  nimmt.  Mit  den  ge- 
gebenen Hilfsmitteln  sollte  auch  derjenige,  der  über  keine  großen 
Erfahrungen  im  Dynamobau  verfügt  und  sich  doch  nicht  ohne  Kritik 
an  ausgeführte  Maschinen  anlehnen  will,  imstande  sein,  eine  tech- 
nisch und  wirtschaftlich  gute  Maschine  zu  entwerfen.  Der  erfahrene 
Ingenieur  wird  in  vielen  Fällen,  z.  B.  bei  vorläufigen  Projekten 
oder  wenn  ausreichende  Erfahrungen  mit  der  zu  berechnenden 
Type  vorliegen,  die  Berechnung  wesentlich  kürzen  können,  dem 
gewissenhaften  Anfänger  kann  jedoch  nur  eine  genaue  Rechnung 
die  erwünschte  Sicherheit  bringen. 

Die  Änderungen  in  der  Vorausberechnung  gegenüber  der  im 
ersten  Band  gegebenen  Theorie  beziehen  sich  auf  die  Prüfung  der 
Kommutation.  Im  ersten  Band  (s.  S.  483)  wird  der  Höchstwert 
der  Summe  der  in  allen  kurzgeschlossenen  Spulen  induzierten 
EMK  A  E  (die  maximale  Kurzschlußspannung)  berechnet.  Abgesehen 
davon,  daß  die  Berechnung  etwas  umständlich  ist,  haben  eingehende 
experimentelle  Versuche  über  den  zeitlichen  Verlauf  der  Kurzschluß- 
spannung gezeigt  (s.  Fig.  345  und  Fig.  347,  S.  294  u.  296,  Bd.  II), 
daß  der  gemessene  Höchstwert  mit  dem  berechneten  vielfach  nicht 
einmal  annähernd  übereinstimmt.  Das  liegt  daran,  daß  die  gegen- 
seitige Induktion  der  kurzgeschlossenen  Spulen  sich  in  einfacher 
Weise  nicht  genau  genug  berücksichtigen  läßt  und  daß  die  ver- 
änderliche Form  der  Kurzschlußstromkurve  sowie  die  Schwingungen 
und  Schwankungen  des  Magnetfeldes  eine  einigermaßen  zuver- 
lässige Berechnung  des  Höchstwertes  der  Summe  der  in  allen  kurz- 
geschlossenen Spulen  induzierten  EMK  unmöglich  machen.  Es  ist 
daher  im  zweiten  Band  von  der  Berechnung  dieses  Höchstwertes 
Abstand  genommen  worden. 

Die  weiteren  Änderungen,  welche  dadurch  die  Theorie  der 
Kommutation  erfährt,  sind  leicht  vorzunehmen.  Es  tritt  dabei  eine 
wesentliche  Vereinfachung  und  Kürzung  ein,  die  sich  namentlich 
auch  bei  der  Vorausberechnung  angenehm  bemerkbar  macht  Ich 
hoffe  daher,  daß  den  Lesern  und  Freunden  des  Buches  die  vor- 
genommenen Änderungen  willkommen  sein  werden. 
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Vorwort.  V 

Die  Arbeitsweise  und  die  damit  im  Zusammenhang  stehen- 
den verschiedenartigen  Verwendungen  der  Gleichstrommaschine 
werden  in  den  Kapiteln  22  bis  30  ausführlicher,  als  es  in  der 
ersten  Auflage  geschehen  ist,  behandelt.  Die  Eigenschaften  der  Gleich- 
strommaschine als  Motor,  die  Wirkungsweise  der  Puffermaschinen, 
der  Pufferaggregate,  der  Anlaßaggregate  und  ihre  Anwendung  zum 
Antrieb  von  Fördermaschinen  und  Walzenstraßen,  sowie  die  ver- 
schiedenen Methoden  der  Tourenregulierung,  die  Gleichstrom-Kraft- 
übertragungen und  die  Dreileitermaschinen  werden  erörtert,  um  zu 
zeigen,  welch  große  Bedeutung  die  Gleichstrommaschine  erlangt 
hat  und  wie  es  gelungen  ist,  sie  den  schwierigsten  Betriebsverhält- 
nissen hinsichtlich  Belastungs-  und  Geschwindigkeitsänderungen  an- 
zupassen. 

Bei  der  Bearbeitung  und  Drucklegung  des  zweiten  Bandes  war 
mir  die  eifrige  Mitarbeit  des  Herrn  Ing.  Th.  Roßkopf  eine  große 
und  wertvolle  Hilfe.  Ich  spreche  ihm,  sowie  Herrn  Dipl. -Ing. 
Fr.  Schmittner,  der  mich  bei  Umarbeitung  einiger  Kapitel  unter- 
stützte und  Herrn  Dipl.-Ing.  0.  May,  der  sich  an  der  Arbeit  des 
Korrekturlesens  beteiligte,  auch  an  dieser  Stelle  meinen  besten 
Dank  aus. 

Karlsruhe,  den  28.  September  1907. 

E.  Arnold. 
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Erstes  Kapitel. 
Isolierstoffe. 

1.  Untersuchung  der  Isolierstoffe.  —  2.  G^brftuchlicliste  Isolierstoffe  und  ihre 

Verwendung. 

1.  Untersachnng  der  Isolierstoffe. 

LäBt  man  auf  einen  Isolierstoff  eine  gewisse  Spannung  ein- 
wirken, so  werden  nach  Maßgabe  der  dielektrischen  Eigenschaften 
Ströme  in  ihm  auftreten,  durch  welche  eine  Erwärmung  und  zu- 
gleich eine  Strukturveränderung  veranlaßt  wird. 

Die  Fähigkeit,  eine  gewisse  Spannung  auszuhalten,  ohne  daß 
infolge  dieser  Änderungen  eine  Entladung  durch  den  Isolierstoff  hin- 
durch, d.  h.  ein  Durchschlag  erfolgt,  wird  als  Isolierfestigkeit 
bezeichnet. 

Die  Isolierfestigkeit  kann  man  durch  die  Größe  der  Durch- 
schlagspannung, bezogen  auf  1  mm  Stärke  des  Isolierstoffes,  aus- 
drücken. Diese  Größe  wird  als  Durchschlagsfestigkeit  be- 
zeichnet. 

Die  Durchschlagsfestigkeit  ist  nicht  nur  von  den  mechanischen 
und  elektrischen  Eigenschaften  des  Isolierstoffes  abhängig,  sondern 
auch  in  hohem  Maße  von  der  Temperatur,  dem  Feuchtigkeitsgrad, 
der  Dicke  und  der  Art  des  Zusammenbaues  (ob  aus  mehreren 
Schichten  oder  aus  einem  Stück)  und  von  der  Versuchsanordnung, 
d.  h.  von  der  Art  der  Spannung,  der  Periodenzahl  (wenn  eine 
Wechselspannung  verwendet  wird),  der  Form  und  dem  Anpressungs- 
druck  der  Elektroden  und  der  Dauer  der  Einwirkung  der  Spannung. 

Vor  der  Bestimmung  der  Durchschlagsfestigkeit  ist  somit  fest- 
zustellen, welchen  Einfluß  diese  verschiedenen  Faktoren  haben. 

Der  Einfluß  der  Feuchtigkeit  und  der  Temperatur  wurde 
schon  früh  untersucht  und  zwar  wohl  deshalb,  weil  man  fand,  daß 
der  Isolationswiderstand  durch  diese  Faktoren  sehr  stark  be- 
Arno i  d ,  Gleicliitrommaachiiie.  IL  2.  Aafl.  1 
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2  Erstes  Kapitel. 

einfloßt  wird.     Die   Kurve  ^)   der  Fig.  1    gibt  ein   drastisches   Bei- 
spiel von  dem  Einfluß   der  Feuchtigkeit   und   der  Temperatur  auf 

den  Isolationswiderstand.  Sie  wurde 
an  einem  Stück  von  0,38  mm  star- 
kem Baum  Wolltuch  beobachtet. 
Der  aufsteigende  Ast  zeigt  wie 
der  Isolationswiderstand  beim  Ent- 
weichen der  Feuchtigkeit  zunimmt, 
während  der  abfallende  Ast  die 
Abnahme  des  Widerstandes  bei  zu- 
nehmender Temperatur  zeigt. 

Der  Einfluß  der  Feuchtigkeit 
und  der  Temperatur  auf  die 
Durchschlagsfestigkeit    ist    bedeu- 
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Fig.  1 

der   Temperatar   auf    den    IsolationS' 
widerstand. 
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Einfloß  der  Feuchtigkeit  und  tend  kleiner  als  ihr  Einfluß  auf  den 

Isolationswiderstand,  wie  die  Fig. 
2  u.  3  zeigen.*) 
Die  Kurve  A,  Fig.  2,  gibt  die  Durchschlagspannung  für  rohe 
Pappe,  während  die  Kurve  B  sich  auf  denselben  Isolierstoff  in  völlig 
ausgetrocknetem  Zustande  bezieht. 
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Fig.  2.    Einfluß  der  Feuchtigkeit  auf 
die  Durchschlagsfestigkeit. 
Kurve  A:  Bohe  Pappe. 
Kurve  B;  Ausgetrocknete  Pappe. 
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Fig.  3.  Einfluß  der  Temperatur 
auf  die  Durchschlagsfestigkeit. 


Die  Kurven  der  Fig.  8  wurden  für  geöltes  Leinen  erhalten. 

Der  Einfluß  der  Temperatur  ist,  T\ie  aus  diesen  Kurven  hervor- 
geht, nicht  groß,  vorausgesetzt,  daß  man  mit  der  Temperatur  nicht 
so  hoch  geht,  daß  der  Isolierstoff  sich  verändert. 

^)  Nach  Sever,  Abonell  &  Perry.  Trans.  Am.  Inst.  Elec.  Eng. 
Vol.  Xin.     S.  227. 

*)  Nach  Turner  und  Hobart,  „Die  Isolierung  elektrischer  Ma- 
schinen." 

In  den  Kurven  dieses  Kapitels  ist,  wenn  nicht  besonders  angegeben, 
die  Spannung  immer  als  Effektivwert  aufgetragen. 
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Untersuchung  der  Isolierstoffe.  3 

Über  den  Einfluß  der  Art  der  Spannung  hat  die  Com- 
pagnie  de  Tlndustrie  Electrique  et  M6canique,  Genf^)  ein- 
gehende Versuche  gemacht.  Bei  den  Untersuchungen  mit  Preßspan 
und  Marmor  stellte  sich  heraus,  daß  diese  Isolierstoffe  eine  Gleich- 
stromspannung aushielten,  etwa  doppelt  so  groß,  als  die  effektive 
Wechselspannung,  bei  welcher  ein  Durchschlag  auftrat.  Die  Kui-ve 
der  Wechselspannung  war  am  Scheitel  deutlich  abgeflacht.  Der 
Scheitelfaktor  betrug  1,255. 

Die  Durchschlagsversuche  werden  fast  immer  mit  Wechsel- 
spannung vorgenommen,  weil  hohe  Wechselspannungen  leichter  zu 
erzeugen  sind. 

Über  den  Einfluß  der  Kurvenform  der  Wechselspannung 
auf  die  Durchschlagsfestigkeit  liegen  zurzeit  noch  keine  systema- 
tischen Versuche  vor.  Es  ist  jedoch  wohl  anzunehmen,  daß  bei 
gleichem  Effektivwert  der  Isolierstoff  eine  höhere  Isolierfestigkeit  bei 
einer  abgeflachten  als  bei  einer  spitzen  Kurvenform  aufweist. 

Der  Einfluß  der  Periodenzahl  ist  zwischen  20  und  75  Perio- 
den nicht  groß.  Die  Durchschlagsfestigkeit  soll  jedoch  nach  den  Ver- 
suchen von  E.  n.  Ray  ner  mit  Abnahme  der  Periodenzahl  abnehmen. 

Der  Einfluß  der  Form  und  des  Anpressungsdruckes  der 
Elektroden  und  der  Dauer  der  Einwirkung  der  Spannung 
wnrde   eingehend  von  C.         ^ 


mm 
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Kinzbrunner*)  unter-  ^""^ 
sucht.  Durch  Feststellung 
der  Durchschlagsfestigkeit 
für  spitze,  kugelförmige 
und  flache  Elektroden  fand 
er,  daß  diese  Festigkeit 
sich  um  so  kleiner  ergibt, 
je  größer  der  Kugelradius 
gewählt  wird. 

In  Fig.  4  ist  für  1  mm 
starken  Preßspan  die  Durchschlagsfestigkeit  in  Abhängigkeit  des 
Kugelradius  der  Elektroden  aufgetragen.  Der  Radius  0  entspricht 
einer  Spitze,  der  Radius  co  einer  Platte.  Weitere  Versuche  mit  flachen 
Elektroden  zeigten,  daß  für  kleine  Elektroden  die  Durchschlag- 
spannung mit  abnehmendem  Durchmesser  wächst,  jedoch  für  Durch- 
messer über  3  cm  von  der  Größe  der  Elektrode  unabhängig  ist. 

Fig.  5  zeigt  die  Abhängigkeit  der  Durchschlagspannung  von  dem 
Anpressungsdruck.  Die  Beobachtungen  wurden  an  Preßspan  gemacht. 


Fig.  4.     Abhängigkeit  der  Durchschlags- 
festigkeit vom  Kngelradias  der  Elektroden. 


*)  ETZ  1904.    8.  841. 
*)  Z.  f.  E.  1905.    8.  549. 
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Aus  der  Kurve  sieht  man,  daß,  etwa  von  einem  Druck  von 
0,2ö  kg/cm*  ab  aujfwärts,  die  Durchschlagsfestigkeit  vom  Drucke 
unabhängig  ist.  Das  gleiche  Resultat  ergaben  Untersuchungen  an 
anderen  ebenfalls  nicht  zusammendrückbaren.  Isolierstoffen. 

Trägt  man  die  Durchschlagspannung  in  Abhängigkeit  von  der 
Dauer  der  Einwirkung  auf,  so  erhält  man  nach  Kinzbrunner 
Kurven,  die  den  in  Fig.  6  aufgezeichneten  Verlauf  aufweisen.  Die 
Kurven  dieser  Figur  beziehen  sich 
auf  0,35  mm  starkes  getränktes 
Papier,  und  zwar  gibt  Kurve  I 
die  Durchschlagspannung  für  eine 
Lage,  Kurve  II  für  vier  Lagen 
und  Kurve  III  für   sieben  Lagen. 
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Fig.  6.  Abhängigkeit  der  Durchschlag- 
spannnngvon  der  Dauer  d.  Einwirkung. 


'0     tu    ^i     ^i    i^    i       ^/^i 

Fig.  5.  Abhängigkeit  der  Durchschlage 
Spannung  vom  Anpressungsdruck. 

Über  eine  bestimmte  Zeit  hinaus  verlaufen  die  Kurven  parallel 
zu  der  Z- Achse.  Die  Zeit,  bei  welcher  dieser  parallele  Verlauf  an- 
fängt, wurde  durch  Kinzbrunner  als  Zeitkonstante  bezeichnet. 
Man  wird,  um  den  kleinsten  Wert  für  die  Durchschlagsfestigkeit  zu 
erhalten,  somit  die  Dauer  des  Versuches  länger  als  die  Zeitkon- 
stante nehmen  müssen.  Die  Zeitkonstante  ist  abhängig  von  der 
Dicke  und  Anzahl  der  Lagen  der  Probe  und  vom  Isolierstoff  selbst. 

Als  Zusammenfassung  seiner  Untersuchungen  über  den  Einfluß 
der  Versuchsanordnung  stellt  Kinzbrunner  folgende  Eegeln  für  die 
Bestimmung  der  Durchlagspannung  auf. 

1.  Die  zu  verwendenden  Elektroden  sollen  flach  sein  und  ab- 
gerundete Ecken  haben.  Die  Berührungsfläche  soll  mindestens 
gleich  5  cm*  sein. 

2.  Der  Druck  der  oberen  Elektrode  auf  den  Isolierstoff  soll  min- 
destens 0,25  kg/cm*  betragen. 

3.  Die  Kurve  der  Wechselspannung  soll  möglichst  sinusförmig  sein. 

4.  Die  Periodenzahl  der  Wechselspannung  soll  zwischen  20  und 
70  liegen. 

5.  Die  Prüfung  des  Isolierstoffes  soll  in'ungetrocknetem  Zustande 
bei  einer  Temperatur  von  zirka  17*^  C  und  normaler  Luftfeuchtig- 
keit (zirka  50  bis  70 ^/q)  erfolgen. 
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6.  Die  Prüfungsdauer,  bezw.  die  Zeitdauer  der  Elektrisieining  soll 
sich  nach  der  Qualität  und  Stärke  des  betreffenden  Isolierstoffes  richten. 

Über  den  Einfluß  der  Dicke  der  Probe  auf  die  Durchschlags- 
festigkeit sind  die  meisten  Autoren  insoweit  gleicher  Ansicht,  daß 
bei  zunehmender  Dicke  des  Isolierstoffes  die  Durchschlagsfestigkeit 
abnimmt.  Ob  man  hier  jedoch  von  einem  bestimmten  Gesetze  reden 
kann,  ist  nicht  sicher. 

Aus  den  sorgfältig  durchgeführten  Versuchen  von  Kinzbrunner 
scheint  für  kleinere  Dicken  (bis  etwa  5  mm)  die  Durchschlag- 
spannung proportional  mit  der  Quadratwurzel  aus  der  Dicke  zu- 
zunehmen, so  daß  man  schreiben  kann 

V=GVd, 

worin  V  die  Durchschlagspannung  in  eff.  Volt,  d  die  Dicke  in  mm 
und  G  eine  vom  Isolierstoff  abhängige  Konstante  ist. 

Baur*)  leitet  aus  eigenen  und  anderen  Versuchen  ab,  daß 
die  Formel 

V=Cdi 

die  Abhängigkeit  der  Durchschlagspannung  von  der  Dicke  des  Isolier- 
stoffes zum  Ausdruck  bringt.  Es  sei  bemerkt,  daß  eine  der  Kurven, 
welche  Baur  als  Beweis  für  die  Richtigkeit  seiner  Formel  bringt, 
nämlich  die  für  Paraffin,  fast  genau  die  Formel  7=27500  Vd  nach 
Kinzbrunner  befriedigt. 

Für  größere  Dicken  oder  längere  Luftstrecken  scheint  nach 
Versuchen  von  Steinmetz  und  Walter 

V=a  +  bd 

zu  sein,  worin  a  und  b  Konstanten  sind. 

Der  Einfluß  der  Anzahl  der  Schichten  wurde  von  verschie- 
denen Autoren  untersucht.  Kinzbrunner  fand,  daß  je  nach  dem 
Isolierstoff  die  Durchschlagspannung  proportional  der  Schichtenzahl 
oder  proportional  der  Quadratwurzel  aus  der  Schichtenzahl  sei. 

Um  den  Einfluß  hoher  Temperatur  bei  längerer  Einwirkung  auf 
die  verschiedenen  Isolierstoffe  festzustellen,  wurden  von  dem  Na- 
tional Physical  Laboratory  und  von  den  Firmen  Crompton  & 
Co.  und  Siemens  Bros.  &  Co.  Untersuchungen  angestellt. 

Sehr  interessant  sind  die  Untersuchungen  von  Siemens  Bros. 
&  Co.,  welche  die  Isolierstoffe  während  12  Monaten  einer  Tem- 
peratur von  125®  C  aussetzten. 

Es  wurde  untersucht:  Imprägniertes  Segeltuch,  Asbest,  Mikanit, 
Preßspan,   Empire  Cloth,   imprägnierter  Kaliko,  Kaliko  mit  Insula- 


*)  ETZ  1904.    S.  7. 
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ting  Varnish,  Kaliko  mit  Voltalack,  und  Ohmulite  (eine  Art  Hart- 
gummi). 

Von  diesen  Isolierstoffen  hielten  nur  Asbest,  Mikanit  und  Ohmulite 
die  Temperatur  während  eines  Jahres  ohne  zu  starke  Beschädigung 
aus,  obwohl  auch  bei  diesen  eine  deutliche  Abnahme  der  mecha- 
nischen Eigenschaften  wahrzunehmen  war.  Die  Faserstoffe  gehen 
bei  längerer  Einwirkung  einer  Temperatur  von  100®  zugrunde. 


2.  Gebrauchlichste  Isolierstoffe  und  ihre  Verwendung. 

Die  Anforderungen,  welche  man  an  einen  guten  Isolierstoff 
stellt,  können  folgendermaßen  zusammengefaßt  werden.     Er  soll 

1.  möglichst  hohe  und  an  allen  Stellen  gleiche  Isolierfestigkeit, 

2.  geringe  Abhängigkeit  der  Isolierfestigkeit  von  der  Tem- 
peratur und  Hitzebeständigkeit  besitzen, 

3.  nicht  hygroskopisch, 

4.  unempfindlich  gegen  Säuren, 

6.  widerstandsfähig  gegentlber  den  bei  der  Verarbeitung  und 
den  Erschütterungen  während  des  Betriebes  auftretenden  mechani- 
schen Beanspruchungen, 

6.  frei  von  Substanzen,  welche  die  zu  isolierenden  Metallteile 
gefährden  (oxydieren,  anfressen)  sein. 

Allen  diesen  Anforderungen  wird  kein  Isolierstoff  vollkommen 
entsprechen,  sondern  nur  einigen  von  ihnen.  Für  einen  bestimmten 
Zweck  müssen  daher  unter  den  zahlreichen  Isolierstoffen  die  am 
besten  geeigneten  ausgewählt  werden;  hierbei  kommen  auch  die 
Kosten  und  die  Raumbeanspruchung  in  Betracht. 

Zur  Isolierung  finden  Isolierlacke  und  Imprägnierstoffe  in  großem 
Maße  Verwendung,  und  zwar  in  einigen  Fällen,  um  den  hiermit 
behandelten  Isolierstoff  zu  schützen  gegen  öle,  Wasser,  Säure  und 
dergl.  und  dauerhafter  zu  machen,  in  anderen  Fällen  direkt  als  Iso- 
lation, indem  dann  die  Stoffe,  die  imprägniert  werden,  nur  als  Träger 
für  den  Lack  dienen. 

Wir  können  somit  folgende  Isolierstoffe  unterscheiden: 

1.  Natürliche  Isolierstoffe  und  von  diesen  abgeleitete  Fa- 
brikate. 

2.  Papier  und  andere  Faserstoffe. 

3.  Lacke  und  Imprägnierstoffe. 

4.  Mit  Lacken  und  Imprägnierstoffen  behandelte  Faserstoffe 
und  Gewebe. 
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Natürliche  Isolierstoffe  und  die  yon  diesen  abgeleiteten 

Fabrikate. 

Von  diesen  kommen  hier  hauptsächlich  in  Betracht:  Glimmer, 
Glimmerfabrikate,  Asbest,  Gummi  und  dessen  Ersatzfabrikate. 

Glimmer^)  (Mika)  ist  ein  natürliches  Silikat  von  Aluminium 
und  Kalium  oder  Natrium.  Er  kristallisiert  in  blättriger  Form  und 
läßt  sich  in  der  Längsrichtung  sehr  leicht  spalten,  wobei  man 
Blätter  von  0,006  mm  Dicke  erhalten  kann.  Sein  hoher  Preis  ist 
begründet  in  dem  großen  Abfall,  der 
bei  der  Bearbeitung  des  Eohstoffes 
auftritt. 

Er  besitzt  die  besten  Isoliereigen- 
schaften, ist  gegenüber  hohen  Tem- 
peraturen beständig  und  absorbiert 
keine  Feuchtigkeit. 

Obwohl  bester  rötlicher  Glimmer 
an  einigen  Stellen  einer  ^/^^  mm 
starken  Platte  12000  Volt  aushalten 
kann,  ist  der  Mittelwert  der  Durch- 
schlagspannung in  der  Regel  viel 
geringer. 

Die  Kurven  Fig.  7  zeigen  die 
Durchschlagspannungen  für  verschie- 
dene Stärken.  Kurve  1  wurde  von 
O'Gorman,  Kurve  2  von  Steinmetz,  Kurve  3  von  der  Dielec- 
tric  Mfg.  Co.  aufgenommen.  Sie  entsprechen  etwa  den  Formeln 
7=  22000  ^/d,  =  28000  Vi  und  =  35000  Vd. 

Da  Glimmerplatten  nur  in  bescliränkter  Größe  vorkommen  und 
größere  Stücke  sehr  teuer  sind,  so  werden  im  Dynamobau,  be- 
sonders für  Kommutatoren,  Glimmerfabrikate  aus  gespaltenem 
Glimmer  hergestellt,  welche  unter  den  Namen:  Mikanit,  Megohmit 
und  Megotalc  bekannt  sind. 

Mikanit  wird  hergestellt,  indem  man  ganz  kleine  Glimmer- 
blättchen  unter  hohem  Druck  und  hoher  Temperatur  mit  einem 
isolierenden  Kitt  oder  Lack  verklebt.  Der  Zweck  des  Lackes  ist 
weiter,  bei  Erwärmung  ein  Gleiten  der  einzelnen  Plättchen  gegen- 
einander  zu   ermöglichen.     Auf   diese  Weise   kann   das   erwärmte 


ptf    4«r 


t^m  «flf  mfOK 


Fig.  7. 


Darchschlagspannuxigen 
von  Glimmer. 


')  Es  ist  bei  der  ZusammensteUung  der  Eigensohaiteii  der  Isolierstoffe 
das  Buch  „Die  Isolierung  elektrischer  Maschinen"  von  Turner  und 
Hobart  öfters  benutzt  worden.  Mit  dieser  Angabe  soU  auf  einen  jedesmaligen 
Hinweis  auf  diese  QueUe  vensichtet  werden. 
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Mikanit  in  jede  beliebige  Form  gebracht  werden,   welche  es  nach 
der  Abkühlung  beibehält. 

Das  Mikanit  wird  von  verschiedenen  Firmen  und  meistens  in 
zwei  Ausführungsarten  hergestellt,  und  zwar  eine  mit  höherer  Iso- 
lierfestigkeit und  Hitzebeständigkeit,  und  eine  andere,  bei  welcher 
die  Isolierfestigkeit  und  Hitzebeständigkeit  kleiner  sind,  wobei  der 
Isolierstoff  sich  jedoch  besser  biegen  läßt. 

Die  Kurve  Fig.  8  entspricht 
Mittelwerten  der  Durchschlagspan- 
nung von  Mikanit. 

Viele  Glimmerfabrikate  erleiden 
eine  wesentliche  Einbuße,  wenn  sie 
mit  Maschinenöl  in  Berührung  kom- 
men. Farrington  schreibt  die  zer- 
störende Wirkung  nur  dem  als  Binde- 
mittel benutzten  Lacke  zu.  Nach 
seiner  Ansicht  vereinigt  sich  das  Öl 
beim  Eindringen  in  den  Lack  mit 
gewissen  Bestandteilen  des  Lackes. 
Hierdurch  werden  die  Säuren,  wel- 
che die  meisten  Lacke  enthalten,  frei 
und  bilden  mit  dem  Kupfer  Salze,  wel- 
che die  Glimmerschicht  durchsetzen. 
Megohmit  ist  ein  ähnliches  Fabrikat  wie  Mikanit,  jedoch  wird 
ihm  der  verwendete  Klebstoff  soweit  wie  möglich  wieder  entzogen, 

so  daß  es  weniger  empfindlich 
gegenüber  Maschinenöl  ist.  Außer- 
dem soll  diese  Entziehung  des 
Klebstoffes,  wie  die  Fabrikanten 
angeben,  den  Vorteil  haben,  daß 
es  nicht  wie  Mikanit  den  Kleb- 
stoff bei  hohen  Temperaturen  aus- 
schwitzt. Die  Kurve  Fig.  9  wurde 
Angaben  der  Firma  Meirowsky 
&  Comp,  entnommen. 

Megotalc  wird  ebenfalls  aus 
kleineren  Glimmerplatten  mittelst 
eines  speziell  dazu  präparierten  Lackes  hergestellt.  Es  können 
alle  möglichen  Fassonstücke  hergestellt  werden.  Auch  wird  ein 
flexibler  Megotalc  in  Stärken  von  0,15  mm  an  fabriziert.  Nach 
Versuchen  der  Phys.  Techn.  Reichsanstalt  ist  die  Durchschlagspan- 
nung für  eine  0,5  mm  starke  Megotalcplatte  23000  Volt. 

Überall   dort,  wo  Glimmer   bezw.    Glimmerfabrikate   nicht   in 


Fig.  8.   Durchschlagspannungen 
von  Mikanit. 
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Fig.  9.    Durchschlagspann ungen  von 
Megohmit. 
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Form  von  Fassonstilcken,  wie  z.  B.  bei  Kommutatoren,  Nutenröhren, 
Spulenkörpern  usw.  verwendet  werdeo,  kombiniert  man  sie  mit  Pa- 
pier oder  mit  verschiedenen  Sorten  von  Geweben.  Es  entstehen  da- 
durch die  unter  den  verschiedensten  Namen  bekannten  Mikanit- 
papiere, Hikanitleinwand,  Mikanitcloth  usw.  Diese  Sorten  sind 
jedoch  in  bezug  auf  die  Isolierfestigkeit  mehr  oder  weniger  inho- 
mogen und  dürfen  daher  nur  mit  Vorsicht  verwendet  werden,  z.  B. 
muß  bei  Isolierung  kantiger  Gegenstände  ganz  besondere  Rück- 
sicht auf  Überlappungen  und  Überdeckungen  des  Isolierstoffes  ge 
nommen  werden.  »  . 

Aus  Versuchen  verschiedener  Firmen  und  Versuchen,  die  im 
hiesigen  E.  T.  I.  vorgenommen  wurden,  kann  als  Durchschlag- 
spannung für 


Mikanitpapier 

von  0,2   mm  Dicke 
0,32  mm  Dicke 


1000—3500  Volt 
2000—4300  Volt 


1000—3500  Volt 
1000—6000  Volt 


und  für  Mikanitleinwand 
von  0,2 — 0,3  mm  Dicke 
0,5  mm  Dicke 

angesehen  werden. 

Asbest  wird  seiner  Feuerbeständigkeit  wegen  verwendet.     In 
feuchten  Betrieben   bei   Spannungen   über   250  Volt  ist  er  wegen 
seiner  hygroskopischen  Eigenschaften  nur  mit  Vorsicht  zu  gebrauchen. 
Die      Durchschlagspannung      einer 
2,0  mm  dicken    trockenen   Asbest- 
platte beträgt  1000—3500  Volt. 

Vulkanasbest  erhält  man,  wenn 
man  Asbest  mit  einer  gewissen 
Gummisorte  vermengt.  Dieser  Iso- 
lierstoff bleibt  bis  zu  Temperaturen 
von  300*^  C  unverändert.  Die  .me- 
chanische Widerstandsfähigkeit  des 
Vulkanasbests  ist  grö^r  als  die  des 
reinen  Asbests. 

Die  Kurve  Fig.  10  wurde  von  Steinmetz*)  ermittelt. 

Ätnamaterial,  das  aus  Asbest  und  Schellack  besteht,  wird 
hauptsächlich  für  Isolierstücke  verwendet,  die  auf  Zug  beansprucht 
werden.  Es  wird  für  Hülsen,  Büchsen  und  Anschlußklemmen  ge- 
braucht.    Es  widersteht  großer  Hitze  ohne  Veränderung,   ist  aber 
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Fig.  10.    DorchBchlagspannungen 
▼on  Vulkanasbest. 


>)  Trans.  Am.  Inst.  Elec.  Eng.  1893,  S.  64. 
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etwas   brüchig.     Die   Durchschlagsfestigkeit   soll    nach    Symons^) 
11000  Volt  sein. 

Hart^mmi  (Ebonit)  ist  ein  vorzüglicher  Isolator,  der  auch 
mechanische  Beanspruchung  gut  aushält,  jedoch  Wärmeeinllüssen 
gegenüber  sehr  wenig  widerstandsfähig  ist.  Bei  70^  C  wird  er 
schon  weich,  bei  80^  C  flüssig.  Gegenüber  Feuchtigkeit  der  Luft 
verhält  sich  Hartgummi  mittelmäßig. 

Hartgummiblätter  und  Stäbe  können,  ohne  daß  die  Isolier- 
festigkeit leidet,  auf  einen  Krümmungsradius,  der  gleich  der  drei- 
bis  vierfachen  Dicke  ist,  gebogen  werden. 

In  Kurve  1,  Fig.  11,  sind  die  Durchschlagspannungen  für  ver- 
schiedene Stärken  nach  den  Versuchen  von  Kinzb runner*)  aufge- 
tragen. Kurve  2,  Fig.  11,  gilt  für  Weichgummi,  Kurve  3  für 
Guttapercha.  Diese  Kurven  entsprechen  annähernd  den  Formeln 
F=  28  500  VI  (Kurve  1),  F=  21000/5  (Kurve  2),  7=  19000  VI 
(Kurve  3). 

VoU 
smor 


3  mm. 


Fig.  11.   Darchschlagspannungen 

von  Hartgummi  (Knrve  1),  Weich- 

gummi  (Kurve  2)  und  Guttapercha 

(Kurve  3). 


Le^en 


Fig.  12.  Durchsohlagspannungen  von  Hart- 
gummi (Kurve  1)  u.  Ghittapercha  (Kurve  2) 
in  Abhängigkeit  von  der  Schichtenzahl. 

In  Fig.  12  sind  für  Hartgummi  (Kurve  1)  und  Guttapercha 
(Kurve  2)  die  Durchschlagspannungen  in  Abhängigkeit  von  der 
Schichtenzahl  aufgezeichnet.  Diese  Kurven  zeigen  ebenfalls  einen 
quadratischen  Verlauf. 

Als  Ersatz  für  das  teure  Hartgummi  kommen  das  schon  ge- 
nannte Ätnamaterial  und  andere  Spezialfabrikate,  deren  Zusammen- 
stellung meistens  Fabrikationsgeheimnis  ist,  wieStabilit,  Ambroi n, 
Cornit,  Pecolit  u.  a.  in  Betracht 

Stabilit  (A.  E.-G.)  wird  in  Platten,  Stangen  und  Röhren,  sowie 
in  runden  Scheiben,  Büchsen  und  komplizierten  Formstücken  her- 
gestellt und  läßt  sich  in  gleicher  Weise  wie  Hartgummi  bearbeiten. 
Es  ist  bei  seiner  Zusammenstellung  besonders  darauf  geachtet,  daß 

>)  Technics,  Dez.  1904. 
«)  Z.  f.  E.  1905,  S.  665. 
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es  nicht  hygroskopisch  sei.  Die  Durchschlagsfestigkeit  einer  Platte 
von  1  mm  Stärke  beträgt  10000  bis  15000  Volt. 

Ambrom  (Vereinigte  Isolatoren  werke,  Berlin-Pankow)  besteht 
aas  fossilen  Kopalen  nnd  Silikaten,  es  nimmt  im  Freien  so  gut  wie 
gar  keine  Feuchtigkeit  auf.  Eine  Verwitterung  des  Ambroins  ist 
unmöglich.  Weiter  ist  es  erheblich  billiger  als  Hartgummi  und 
widerstandsfähiger  gegen  höhere  Temperaturen. 

Eine  0,34  mm  starke  trockene  Platte  Ambroin  wurde  bei  6000 
Volt  noch  nicht  durchgeschlagen. 

Comit  ist  ein  ähnliches  Fabrikat  wie  Stabilit.  Es  ist  nicht 
hygroskopisch,  sehr  hitzebeständig  und  deformiert  sich  bei  einer 
Temperatur  bis  zu  250®  C  nicht. 

Pecolit  (Persicaner  &  Co.,  Berlin- Wien)  besteht  nach  Angaben 
der  liefernden  Firma  aus  einer  Kautschukmlschung.  In  warmem 
Zustand  läßt  es  sich  mäßig  biegen.  Als  oberste  Temperatur  wird 
70  bis  80®  C  angegeben. 

Eine  0,95  mm  starke  Platte  wurde  bei  18000  Volt  durch- 
geschlagen. 

Papier  und  andere  Faserstoffe. 

Papier  und  andere  Faserstoffe  werden  wegen  des  dichten 
gleichmäßigen  Gewebes  sehr  viel  zu  Isolierzwecken  benutzt,  und  zwar 
entweder  allein  oder  in  Ver- 
bindung mit  anderen  Stoffen, 
z.  B.  Glimmer. 

Als  beste  Papiersorten 
bezüglich  der  elektrischen 
und  mechanischen  Eigen- 
schaften gelten  Manila-, 
Pack-  und  Hanfpapier; 
auch  das  sogen,  rote  Hanf- 
papier wird  sehr  viel  ver- 
wendet. 

Kurve  1,  2  und  3,  Fig.  13, 
zeigen  die  Durchschlagspan- 
nungen  von  grauem  und 
gelbem  Isolierpapier  und 
von  Manilapapier  für  verschiedene  Stärken. 

Sie  sind  der  Arbeit  von  Kinzbrunner  entnommen  und  ent- 
sprechen annähernd  bezw.  den  Gleichungen 

7=1450Vd,  7=1800Vd   und  y=2800Vd. 
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Figf.  13.  Durchschlagspannungen  von  grauem 

(Kurve  1)  und  gelbem  (Kurve  2)  Isolierpapier 

und  von  Manilapapier  (Kurve  3). 
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Die  DurchschlagspannuDg  nimmt  für  geringe  Dicken  des  Papiers 
proportional  der  Schichtenzahl  und  bei  dickerem  Papier  langsamer 
als  proportional  der  Schichtenzahl  zu. 

Roter  und  vnlkanisierter  Fiber  wird  hauptsächlich  seiner  mecha- 
nischen Eigenschaften  wegen  verwendet.  Er  nimmt  jedoch  sehr  leicht 
Feuchtigkeit  aus  der  Luft  auf.  Unter  Wärme  getrocknet,  verbessert 
er  seine  Isolierfestigkeit,  wird  aber  brüchig. 

Gut  getrockneter,  vulkanisierter  Fiber  hält  in  Dicken  von  20  mm 
zirka  10000  Volt  aus. 

Prefispan  ist  infolge  seiner  glatten  ebenen  Oberfläche  und 
der  gleichmäßigen  Struktur  ein  sehr-  guter  Isolierstoff.  Preßspan 
muß  vollständig  getrocknet  werden,  bevor  er  zur  Verwendung  ge* 
langt.  Er  ist  gegenüber  mechanischen  Beanspruchungen  sehr  wider- 
standsfähig und  kann,  ohne  daß  seine  Isolierfestigkeit  leidet,  auf  einen 
Krümmungsradius  gleich  der  fünffachen  Dicke  gebogen  werden. 

Um  Preßspan  gegen  Feuchtigkeit  widerstandsfähiger  zu  machen, 
wird  er  in  reinem,  doppelt  gekochtem,  durch  Benzin  verdünntem 
Leinöl  bei  zirka  100  bis  110®  C.  gekocht.  Die  Dauer  des  Kochens 
ist  je  nach  der  Dicke  verschieden:  0,5  mm  Dicke  benötigt  12, 
1  mm  18  Stunden. 

Die  Kurven  1,  2  und  3,  Fig.  14,  wurden  von  Kinzbrunner 
aufgenommen.  Sie  bestätigen  das  von  ihm  aufgestellte  Gesetz  (siehe 
S.  5).  Kurve  1  entspricht  lichtbraunem  (7=3800Vd),  Kurve  2 
gelbbraunem  (y=4400Vd)  und  Kurve  3  dunkelbraunem  Preßspan 
(7=  5600  VdT).  Die  Kurve  3  stimmt  mit  der  von  Lewis  aufge- 
nommenen Kurve  überein. 
Von  anderen  Untersuchern 
wurde  die  Durchschlags- 
festigkeit bedeutend  höher 
gefunden,  so  fand  Holit- 
scher  für  die  Durch- 
schlagsfestigkeit von  sie- 
ben verschiedenen  Fabri- 
katen einen  Mindestwert 
von  11000  Volt  bei  1  mm 
Stärke.  Symons  fand  für 
zwei  Proben  eine  Durch- 
schlagsfestigkeit von  13000  und  19000  Volt  bei  1  mm  Stärke. 
Wahrscheinlich  ist  dieser  Unterschied  der  Feuchtigkeit  zuzuschrei- 
ben, da  Kinzbrunner  den  Isoliei-stoff  bei  einem  Feuchtigkeitsgrade 
von  707o  untersuchte,  während  die  beiden  letzteren  Untersucher  die 
Versuche  an  getrockneten  Platten  ausführten. 
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Fig.  14.    Durchschlagspannungen  für  Preßspan, 

Kurve  1 :  lichtbrauner,  Kurve  2 :  gelbbrauner, 

Kurve  3:  dunkelbrauner  Preßspan. 
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Nach  Kinzbrunner  wächst  die  Durchschlagspannung  ebenfalls 
mit  der  Quadratwurzel  aus  der  Schichtenzahl,  so  daß  es  hier 
weniger  Vorteil  bietet,  die  Isolierung  aus  mehreren  dünnen  Schichten 
aufzubauen. 

Isolit,  Adit  und  Asolit  müssen  schließlich  noch  erwähnt  wer- 
den. Die  beiden  ersten  bestehen  aus  einer  Art  Preßpappe,  die 
imprägniert  und  mit  einem  Speziallack  überzogen  ist.  Asolit^) 
scheint  ein  dem  vulkanisierten  Fiber  ähnliches  Produkt  mit  einer 
besonderen  Imprägnierung  zu  sein.  Alle  diese  Isolierstoffe  werden 
hauptsächlich  für  Spulenkasten  verwendet. 

Isolierlacke  und  Impragnierstoffe. 

Im  Dynamobau  werden  die  zur  Nuten-  und  Stabisolation  ge- 
bräuchlichen Isolierstoffe  nie  in  reinem  Zustande,  sondern  erst 
nachdem  sie  mit  besonderen  Lacken,  Firnissen,  ölen  u.  dgl.  be- 
handelt wurden,  verwendet.  Diese  haben  in  erster  Reihe  die  Auf- 
gabe, den  Isolierstoff  gegen  Feuchtigkeit,  Öl,  Säure  zu  schützen 
und  die  Isolation  mechanisch  widerstandsfähiger  zu  machen. 
Weiter  dienen  sie  in  anderen  Fällen  zur  direkten  Isolierung,  indem 
die  Faserstoffe  oder  Gewebe,  welche  imprägniert  werden,  nur  als 
Träger  für  die  Lacke  und  öle  dienen. 

Von  einem  Lack  muß  man  folgendes  fordern: 

1.  Er  muß  eine  ununterbrochene,  dichte  und  gleichmäßige 
Schicht  geben. 

2.  Er  muß  elastisch  sein  und  darf  nicht  reißen,  brechen,  sich 
abschälen  oder  durch  Erschütterungen  zerstört  werden. 

3.  Er  soll  durch  Temperatur  und  Alter  nicht  beeinträchtigt 
werden. 

4.  Er  darf  nicht  unter  200®  C  flüssig  werden. 

5.  Er  darf  nicht  durch  Wasser,  Säuren  und  Öl  leiden. 

6.  Er  darf  keine  Säuren  enthalten,  die  zerstörend  oder  fressend 
wirken. 

7.  Mit  Rücksicht  auf  billige  Fabrikation  muß  er  möglichst 
schnell  trocknen. 

Von  trocknenden  Ölen  kommen  hauptsächlich  Leinöl  und 
einige  Nußöle  in  Betracht. 

LeinSl  dehnt  sich  beim  Trocknen  aus  und  füllt  daher  alle 
Poren.  Auf  diese  Weise  ist  Feuchtigkeit  ausgeschlossen,  außerdem 
wird  die  Isolierfestigkeit  des  getränkten  Stoffes  bedeutend  erhöht. 
Bevor  die  zu  imprägnierenden  Isolierstoffe  in  das  Leinöl   getaucht 


*)  Nach  Mitteilung  der  Isola- Werke  Oerlikon-Ztirich. 
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werden,  sollten  sie  im  Vakuumofen  getrocknet  werden,  dann  24  Stun- 
den in  dem  Leinöl  bleiben  und  schließlich  in  einem  Ofen  mit  Luft- 
zutritt bei  nicht  über  70®  C  getrocknet  werden. 

Sterling  Vamish  ist  ein  dickflüssiger  Lack,  der  lediglich  aus 
konzentriertem  Leinöl  und  Terpentin  oder  Benzin  mit  geringem 
Harzzusatz  zu  bestehen  scheint.  Er  hat  eine  sehr  hohe  und  gleich- 
mäßige Durchschlagsfestigkeit  und  gibt  eine  feste,  aber  biegsame 
und   elastische  Decke. 

Ein  Fehler  der  Leinöllacke  besteht  darin,  daß  die  Säure  des 
Leinöls  das  Kupfer  angreift  und  weiter,  daß  Schmieröl  auf  Leinöl 
und  mit  Leinöllack  imprägnierte  Isolation  zersetzend  einwirkt. 
Der  Angriff  des  Kupfers  macht  sich  durch  grüne  Färbung  be- 
merkbar, die  sogar  durch  Glimmer  hindurchdringt  und  dickes  Pack- 
papier imprägniert. 

Armalack  hat  die  Fehler  des  Leinöls  nicht,  weil  er  eine  ganz 
andere  Zusammensetzung  hat.  Er  ist  ein  schwarzes  Paraffinwachs  in 
einer  Lösung  von  Petroleum-Naphta.  Er  enthält  keine  Harzsäure,  greift 
somit  das  Kupfer  nicht  an  und  ist  unempfindlich  gegen  Schmieröl. 

Formspulen  taucht  man  am  besten  in  Armalack  und  hängt  sie 
dann  für  kurze  Zeit  in  einen  Trockenofen  oder  etwa  eine  halbe 
bis  eine  ganze  Stunde  an  die  Luft,  dann  können  sie  direkt  gebogen 
und  eingesetzt  werden.  Der  Nachteil  des  Armalackes  ist,  daß  er 
unter  dem  Einfluß  hoher  Temperaturen  und  großer  Zentrifugal- 
kräfte aus  den  Wicklungen  hervorquillt  oder  herausgeschleudert  wird. 

Dielectrol  ist  ebenfalls  ein  Paraffinlack. 

Elektralack^)  wird  nicht  auf  dem  sonst  üblichen  Wege  durch 
Oxydation,  sondern  durch  einen  Vorgang,  der  als  Polymerisation 
bezeichnet  wird,  aus  ölen  hergestellt,  und  zwar  ohne  Harzzusatz. 
Das  Trocknen  kann  bei  jeder  Temperatur  geschehen,  nur  geht  das 
Trocknen  bei  höherer  Temperatur  bis  zu  300®  C  schneller  vor  sich. 
Innerhalb  dieser  weiten  Temperaturgrenzen  verharzt  der  Lack  ein- 
mal wie  das  andere  Mal.  Für  die  Trocknung  im  Ofen  braucht  er, 
je  nach  der  Größe  der  Anker  und  Spulen,  4  bis  8  Stunden. 
Er  wird  durch  Alkalien  und  Säuren  nicht  angegriffen,  ist  sehr 
elastisch  und  verhindert  durch  seinen  homogenen  Überzug  das  Ein- 
dringen von  Feuchtigkeit. 

Excelsiorlack^)  soll  schnell  trocknen,  vollkommen  unempfindlich 
gegen  Witterungseinflüsse,  heißes  und  kaltes  öl  und  Alkalien  sein. 
Der  Lack  hält  dauernd    die   bei  Maschinen  auftretenden  Tempera- 


^)  Nach  einer  Veröffentlichung  der  Deutschen  Elektralack-Fabrik,  Bruch- 
sal, Baden. 

*)  Nach  einer  Veröffentlichung  von  Meirowsky  &  Co.,  Köln-Ehrenfeld. 
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turen  ans  ohne  spröde  zu  werden;  er  verkürzt  die  Gewebe  und 
Papierfasem  nicht,  imprägniert  vollkommen  und  füllt  alle  Hohl- 
räume aus;  er  ruft  keine  Grünspanbildung  am  Kupfer  hervor. 

Elektro -Emaille  und  Armalack  Pntty  müssen  noch  erwähnt 
werden.  Obwohl  ihre  Isolierfähigkeit  etwas  geringer  ist  als  bei  den 
anderen  Imprägnierstoffen,  so  haben  sie  den  Vorteil,  daß  sie 
die  Ableitung  der  Wärme  aus  dem  Inneren  der  Spule   erleichtem. 


Mit  Lacken  und  ImprSgnierstoffen  behandelte  Faserstoffe 
und  Gewebe. 

Die  Faserstoffe  und  Gewebe  sollten  nicht  ohne  Imprägnierung 
mit  wasserdichtem  Lack  verwendet  werden,  da  sie  sonst  bald 
Feuchtigkeit  aufnehmen. 

Man  kann  die  Faserstoffe  und 
Gewebe  auf  zwei  Arten  benutzen. 
Erstens  lediglich  als  Träger  der  Iso- 
liermasse, indem  man  sie  in  er- 
wärmtem Zustande  durch  einen  dick- 
flüssigen Isolierlack  zieht,  so  daß  nur 
die  Oberfläche  mit  dem  Lack  bedeckt 
wird,  oder  zweitens,  indem  man  den 
ganzen  Stoff  mit  einer  Substanz  tränkt, 
die  beim  Trocknen  alle  Poren  aus- 
füllt. Das  erste  Verfahren  kann  man 
mit  Tränken,  das  zweite  mit  Im- 
prägnieren bezeichnen. 

Die  Fig.  lö  und  16  geben  nach  Kinzbrunner  die  Durch- 
schlagspannung von  getränktem  Papier  bezw.  schwarzem,  impräg- 
niertem Papier  in  Abhängigkeit  von  der  Lagenzahl.  Die  Kurven  der 


U  Lagm 


Fig.  15.   Durchschlagspannungen 
von  getränktem  Papier. 


9  t  k  e  i  iO  a  Lagen 

Fig.  16.     Durchschlagspannungen  von  schwarzem,  imprägniertem  Papier. 
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Fig.  16  haben  einen  quadratischen  Charakter,  während  die  Kurven 
der  Fig.  16  fast  geradlinig  verlaufen. 

Fig.  17  zeigt  nach  Turner  und  Ho  hart  die  Durchschlag- 
spannung für  geölten  Preßspan  von  verschiedenen  Stärken.  Die 
Kurve   entspricht   etwa  der  Gleichung  7=  10000  VJ. 

VüU 

SOOOOr 


m 

9MMMM 

iWVWW 
4Bäää 

-^ 

IWWWW 

^ 

^ 

iwVww 

^ 

^ 

§999 

/' 

Fig.  17.   Durchschschlagspan* 
nungen  für  geölten  PreSspan. 


Fig.  18.    Durchschlagspannungen  für 
getränkte  Leinwand. 


Als  Gewebe  sind  diejenigen  Stoffe  empfehlenswert,  welche  eine 
möglichst  glatte  Oberfläche  haben,  man  wird  daher  die  besten 
Resultate  erzielen,  wenn  der  Stoff  gebügelt  oder  besser  noch  gesengt 

wird.  Der  Stoff  muß  frei 
von  Chlor  sein.  Am  besten 
geeignet  sind  Baumwolle, 
Musselin  und  Batist. 

Die  Kurven  Fig.  18 
wurden  von  Kinzbrunner 
für  getränkte  Leinwand  auf- 
genommen. 

Die  Kurven  1  und  2, 
Fig.  19,  entsprechen  Unter- 
suchungen von  O'Gorman 
mit  Empire  Cloih,  einem 
mehrfach  mit  Leinöl  be- 
handelten Batist. 

Die  Kurve  3,  Fig.  19, 


^$mm 


Fig.  19.    Durchschlagspannungen  für  Empire      entspricht     den    Untersuch- 
Cloth  (Kurve  1  «nd  2),  geöltes  Segeltuch         ^^^^    ^^^^    d^.   Thomson 
(Kurve  3)  und  hellgelbes  öltuch  (Kurve  4).  .^        ^.^         _,        ,^     , 

mit  geöltem  Segeltuch. 

Die  Kurve  4,  Fig.  19,  wurde  von  Symons  mit  hellgelbem  Öl- 
tuch Nr.  2  erhalten. 

Schließlich  sei  in  Fig.  20  eine  Zusammenstellung  der  Versuche 
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von  Kinzbrunner  gegeben,   aus  welcher  die  Isolierfestigkeit  der 
verschiedenen  Isolierstoffe  gut  zu  ersehen  ist. 


1.  Hartgummi. 
*2.  Weichgnmmi. 

3.  Guttapercha. 

4.  Getränkte  Leinwand. 


Pig.  20. 

5.  Red-Rope  Papier. 

6.  Empire  Cloth. 

7.  Preßspan. 

8.  Imprägniertes  Papier. 


0.  Leatheroid. 

10.  Manilapapier. 

11.  Fiber. 

12.  Papier  (trocken). 


Der  Grad  der  Sicherheit,  den  man  bei  der  Verwendung  eines 
Isolierstoffes  zugrunde  legen  muß,  wird  bestimmt  durch  die  Homo- 
genität des  Isolierstoffes  und  der  Abhängigkeit  desselben  von  mechani- 
schen Beanspruchungen,  Temperatur  und  Feuchtigkeit.  Für  Isolier- 
stoffe, die  in  geringen  Dicken  und  für  niedere  und  mittlere  Span- 
nungen verwendet  werden,  wird  die  Dicke  so  zu  wählen  sein,  daß 
das  Verhältnis  von 


mittlerer  Durchlagspannung 


:  5  bis  10 


Spannung,  für  welche  eine  Gefährdung  nicht  eintritt 

und  für  größere  Dicken  und  hohe  Spannungen  gleich  3  bis  6  wird. 

Manche  Firmen  geben  auch  für  die  Höchstbeanspruchung  ihres 
Isolierstoffes  diejenige  Spannung  an,  welche  er  bei  einer  bestimmten 
Dicke  dauernd  aushält,  ohne  sich  um  mehr  als  3^  C  über  die 
Lufttemperatur  zu  erwärmen.  Bei  Mikanit  und  Hartgummifabrikaten 
entspricht  diese  Spannung  ungefähr  einem  Drittel  bis  Sechstel  der 
Durchschlagspannung. 

In  Fig.  21  sind  Kurven  für  Mikanitplatten  (Kurve  1)  und  ge- 


Arnold,  Gleichstrommascliine.   IL   2.  Aufl. 
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ölte  Leinwand  (Kurve  2)  angegeben ,  ans  welchen  für  verschiedene 
Dicken  die  Spannungen  zu  ersehen  sind,  für  welche  während  des 
Versuchs  eine  bemerkbare  Erwärmung  des  Isolierstoffes  und  der 
Elektroden  eintritt.  (Maschinenfabrik  Oerlikon.)  Während  Mikanit 
erst  bei  dem  6-  bis  8-fachen  Wert  der  Spannung  durchgeschlagen 
wird,  bei  dem  eine  Erwärmung  eintritt,  erfolgt  bei  geölter  Lein- 
wand der  Durchschlag 
^**^l  I  I  I  I  I  I  I  I  I  M  M  M  I  I  I  I  I  I  I        schon    bei   dem  ungefähr 

2  -  fachen  Wert  dieser  Span- 
nung. 

Bei  Isolierstoffen  mit  sehr 
großer  Durchschlagsfestig- 
keit treten  vor  dem  Durch- 
schlagen Oberflächenent- 
ladungen auf,  die,  wenn 
die  Oberfläche  des  Iso- 
lierstoffes klein  im  Ver- 
hältnis zur  Stromberüh- 
rungsfläche ist,  zu  einem 
Überspringen  der  Funken 
zwischen  den  Elektroden 
führen.  So  sind  nach 
Steinmetz,^)  bei  Glim- 
merplatten von  0,19  mm 
Dicke  die  Oberflächen - 
funken  bei  einer  Span- 
nung von   13550  Volt  zirka  7,6  cm  lang. 

Man  muß  daher  bei  Isolierstoffen,  die  sehr  hohen  Spannungen 
standhalten  sollen,  nicht  bloß  auf  die  Dicke  Rücksicht  nehmen, 
sondern  auch  für  eine  möglichst  große  Isolationsoberfläche  sorgen. 
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Fig.  21.  Abhängigkeit  zwischen  Dicke  des  Iso- 
lierstoffes und  der  Spannung,  bei  welcher  eine 
merkbare  Erwärmung  auftritt. 
Kurve  1 :  Mikanitplatten.    Kurve  2 :  Geölte 
Leinwand. 
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3.  Querschnittsformen  der  Ankerdrahte. 

Die  verschiedenen  Wicklungsarten,  die  gute  Ausnutzung  eines 
gegebenen  Wicklungsraumes,  die  Größe  der  Stromstärke  im  Drahte, 
die  Entstehung  von  Wirbelströmen  in  massiven  Leitern  von  großem 
Querschnitte  und  andere  Gründe  führen  den  Konstrukteur  zu  ver- 
schiedenen Querschnittsformen  der  Ankerdrähte.  In  Fig.  22  sind 
verschiedene  gebräuchliche  Querschnittsformen  abgebildet. 


•■iilii 
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Fig.  22.     Querschnittsformen  yon  Ankerdrfthten. 

Für  Drahtwicklungen  ist  der  runde  Querschnitt  der  geeignetste; 
die  Ausführung  einer  Wicklung  mit  rundem  Draht  macht  weniger 
Arbeit,  und  die  Isolation  wird  weniger  gefährdet  als  bei  Verwen- 
dung von  Flachdraht  oder  quadratischem  Draht. 

Für  Stabwicklungen  werden  dagegen  meistens  rechteckige  oder 
quadratische  Stäbe  benutzt;  namentlich  für  Nutenanker  sind  diese 
Querschnitte  geeignet. 

Durch  das  sich  ändernde  Nutenfeld  werden  in  den  Leitern 
EMKe  induziert,  die  Wirbelströme  hervorrufen.  Bei  Leitern  von 
großem  Querschnitt  können  diese  Wirbelströme  beträchtlich  werden 
und   die  Belastungsgrenze   und   den  Wirkungsgrad    wesentlich    er- 
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niedrigen.  Das  Nutenfeld  können  wir  uns  in  ein  Längsfeld  und 
ein  Querfeld  zerlegt  denken  (S.  G54,  Bd.  I).  Dem  Längsfeld  können  wir 
ausweichen,  indem  wir  den  oberen  Rand  des  Kupferstabes  von  dem 
oberen  Nutenrand  genügend  weit  entfernt  halteti.  Das  Querfeld  läßt 
sich  dagegen  nicht  abschirmen;  um  dessen  Einfluß  genügend  klein 
zu  halten,  darf  die  Zahnsättigung  nicht  zu  hoch  gewählt  werden, 
und  wir  müssen  Kupferstäbe  von  beträchtlicher  Höhe  quer  zur  ra- 
dialen Richtung  der  Nut  teilen. 

Die  Teilung  des  Querschnittes,  wie  unter  6,  Fig.  22,  angegeben, 
bringt  somit  wenig  Vorteil.  Die  Teilung  soll  wie  unter  7,  Fig.  22, 
angegeben,  vorgenommen  werden. 

Diese  Spaltung  des  Querschnittes  hat  nur  geringen  Erfolg,  wenn 
die  Stäbe  an  beiden  Enden  verlötet  werden,  weil  die  in  den  par- 
allelen Streifen  induzierten  EMKe  verschieden  sind  und  einen 
inneren  Strom  erzeugen,  der  sich  durch  die  Lötstellen  schließt. 
Bildet  dagegen  jeder  Streifen  für  sich  eine  ganze  Windung  und 
kreuzen  sich  die  Streifen  einer  Windung  nicht  beim  Übergange 
von  einem  Pole  zum  andern,  so  wird  die  Entstehung  von  inneren 
Strömen  verhindert. 

Das  letztere  gilt  auch  für  Drahtlitzen,  bei  denen  die  Drähte 
verdrillt  sind  (Fig.  22,  Nr.  8,  9,  10). 

Die  Drahtlitzen  lassen  sich  in  quadratische  und  rechteckige 
Querschnittsformen  walzen,   wodurch  eine  bessere  Raumausnutzung 

der  Nut  erreicht  wird,  was  um  so 
wichtiger  ist,  weil  die  Raumaus- 
nutzung der  Litze  nur  70  bis  75% 
beträgt. 

Die  Raumausnutzung  der  Litzen 
ohne  und  mit  Seele  ist  in  den  nach- 
folgenden Tabellen  angegeben.  Litzen, 
die  weniger  als  70%  Raumausnutzung 
besitzen,  sind  als  minderwertig  zu  betrachten.^) 


Fig.  23. 


Fig.  24. 


Litzen  ohne  Seele  (Fig.  23). 


Anzahl  Drahtlagen 

Anzahl  der  Drähte  in  der  äußersten  Lage 

Gesamtzahl  der  Drähte 

Raumausnutzung  in  ^/^ 


1 

2 

3 

4 

4 

10 

16 

22    1 

4 

14 

30 

52    1 

69,0 

72,4 

72,9 

78,7    1 

5 

28 

80 

74,0 


^)  Siehe  ETZ  1902.     „Über  die  Raumausnutzung  von  Litzen."    Von  Ing. 
Dr.  P.  Holitschcr. 
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Anzahl  Drahtlagen    .    .    . 

Anzahl  der  Drähte  in  der 
äußersten  Lage  .... 

1           2 

(Seele) 

1          6 

3 
12 

4 
18 

5; . 

i 

24  1  30 

1 

7       8       9'    10 

1 

36     42'    4SI    54 

Gesamtzahl  der  Drähte    . 

'          ' 

19 

87 

61  1  91  ,  127,  169  1217' 271 

■         1 

Raumausnutzung  in  ^j^    . 

100    |77,7 

76 

75,6 

75,3'  75,2;  75,2'  75,2'  75,2  75,2 

1         1         1         i         1 

Durch  den  Drall  der  Litzen  geht  ebenfalls  etwas  an  Raum  ver- 
loren, und  der  Widerstand  wird  wegen  der  Vergrößerung  der 
Drahtlänge  erhöht.  Da  jedoch  der  Drall  nur  1  bis  3%  beträgt, 
so  darf  sein  Einfluß  vernachlässigt  werden. 

4.  Isolierung  der  Ankerdrähte. 

Die  Ankerdrähte  werden  auf  einen  gut  isolierten  Ankerkörper 
oder  in  isolierte  Nuten  gelegt,  außerdem  muß  noch  für  eine 
gute  Isolierung  der  einzelnen  Drähte  und  eine  gute  Isolierung  der 
Ankerspulen  unter  sich  Sorge  getragen  werden. 

Als  Ankerdraht  verwendet  man  meistens  zwei-  oder  dreimal 
besponnenen,  oder  ein-  oder  zweimal  besponnenen  und  einmal  be- 
klöppelten, möglichst  weichen  Kupferdraht  von  höchster 
Leitungsfähigkeit. 

Schellackierte  Drähte  wurden  früher  im  Dynamobau  viel  be- 
nutzt; jetzt  ist  man  von  deren  Verwendung  vielfach  abgekommen. 
Durch  das  Schellackieren  wird  die  Durchschlagsfestigkeit  kleiner, 
ferner  verhindert  es  das  Ansaugen  von  Lack  seitens  der  Um- 
spinnung; außerdem  ist  zu  beachten,  daß  das  Schellackieren  den 
Fabrikanten  verleiten  kann,  ein  schlechteres  Material  zur  Umspinnung 
zu  benutzen.  Der  Schellack  hatte  den  Zweck,  die  mechanische 
Verletzung  der  Bespinnung  beim  Wickeln  zu  verhüten,  man  hilft 
sich  jetzt  dadurch,  daß  man  den  Draht  mit  festem  Paraffin  bestreicht. 

Der  Platz  auf  der  Ankeroberfläche  muß  mit  möglichster  Spar- 
samkeit an  Isolation  ausgenutzt  werden,  denn  jeder  verschwendete 
Kaum  bedeutet  eine  verminderte  Leistung  der  Maschine.  Die  dop- 
pelte Bespinnung  ist  die  gebräuchlichste,  die  dreifache  Bespinnung 
oder  die  ein-  und  zweifache  Bespinnung  mit  Beklöppelung  kommt 
bei  höheren  Spannungen  und  mechanischer  Beanspruchung  des 
Drahtes,  wie  z.  B.  bei  Straßenbahnmotoren  und  Ankern  mit  Hand- 
wicklung, in  Betracht.  Die  Dicke  der  Bespinnung  ist  aus  der  nach- 
folgenden Tabelle  ersichtlich,  gewöhnlich  w^ird  eine  Bespinnung  mit 
60  er  und  50  er  Baumwolle  gewählt. 
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Durchmesserzunahme 

durch 

die  Ums 

(pinnuni 

?' 

Umspinnung  mit  ungebleichter 
Baumwolle  Nr 

160 

100 

60 

50 

1  mal  umsponnen 

2  "       

ö     n                   n                   

1    „      umsponnen  \ 

1  „     umklöppelt   / 

2  „     umsponnen  ) 

1    „     umklöppelt    J 

0,1    mm 
0,2      „ 

o;3o : 

0,60    „ 
0,70    , 

0,13  mm 
0,26    „ 
0,89    „ 

0,63    „ 

0,76    „ 

0,17  mm 
0,32    „ 

o;5i : 

0,67    „ 
0,82    „ 

0,20  mm 
0,40    „ 
0,60    „ 

0,70    „ 
0,90    „ 

Für  flache  Drahtquerschnitte  ist  zu  berücksichtigen,  daß  die 
Bespinnung  auf  der  flachen  Seite  nicht  fest  anliegt;  die  Isolation 
trägt  daher  hier  bis  2  X  0,05  =  0,1  mm  mehr  auf,  als  auf  der 
Hochkantseite. 

Bei  der  Berechnung  des  Raumbedarfes  für  die  Drähte  ist  noch 
etwa  0,05  bis  0,1  mm  pro  Draht  zuzugeben. 

Um  eine  bessere  Raumausnutzung  gegenüber  Baumwolldrähten 
zu  erreichen,  werden  durch  die  A.  E.-G.  Emaildrähte^)  in  den 
Handel  gebracht.  Die  Isolation  dieser  Drähte  bildet  ein  iso- 
lierender Überzug,  der  ein  emailartiges  Aussehen  besitzt,  obwohl 
er  sich  von  den  in  üblicher  Weise  mit  diesem  Namen  bezeichneten 
Stoffen  durch  seine  vollkommene  Biegsamkeit  auszeichnet.  Email- 
draht wird  zunächst  bis  zu  einem  Durchmesser  von  1,5  mm  her- 
gestellt. Er  ergibt  einen  höheren  Füllungsfaktor  als  sämtliche 
Baumwolldrähte  und  ist  bis  0,8  mm  Durchmesser  auch  dem  einfach 
mit  Seide  besponnenen  Draht  überlegen.  Die  Dicke  der  isolieren- 
den Schicht  beträgt  im  Mittel  nur  0,015  bis  0,025  mm,  je  nach  dem 
Durchmesser  des  Drahtes.  Die  Durchschlagspannung  zweier  mit- 
einander verseilter  Drähte  von  1,2  mm  Durchmesser  gegeneinander 
beträgt  in  trockenem  Zustande  2500  bis  3000  Volt.  Die  Isolation 
ist  unempfindlich  gegen  Feuchtigkeit,  Säure  und  höhere  Tempera- 
turen, jedoch  nicht  widerstandsfähig  gegen  Alkalien.  Sie  eignet 
sich  somit  gut  für  dünne  Magnetdrähte. 

Leiter  von  großem  Querschnitt  werden  von  nackten 
Kupferstangen  abgeschnitten,  auf  Schablonen  in  die  Spulenform 
gebogen  und  dann  von  Hand  oder  mittels  einer  Wickelmaschine 
isoliert.  Zur  Isolierung  dienen  Streifen  von  Baumwolltuch,  das  mit 
einem  Isolierlack  getränkt  ist,  Streifen  von  Ölleinwand  und  Öl- 
papier, die  mit  Überlappung  spiralförmig  oder  kanalförmig  um  den 
Stab  gewickelt  werden. 


*)  Nach  einer  Veröffentlichung  der  A.  E.-G. 


Digitized  by 


Google 


Anordnung  nnd  Isolierung  der  Wicklung  von  glatten  Ankern.  23 

5.  Anordnung  und  Isolierung  der  Wicklung  von 
glatten  Ankern. 

Die  Wicklung  muß  sehr  sorgfältig  gegen  eine  Berührung  mit 
dem  Ankerkörper  geschützt  werden.  Zu  dem  Zwecke  wird  der 
letztere  mit  einem  isolierenden  Lackanstrich  versehen  und  dann  mit 
Isolierstoff  bekleidet.  Hierzu  werden  zähes  Papier,  Baumwolltuch, 
gummiertes  Tuch,  Fiberpapier,  Fiber,  Holz,  Stabilit,  Glimmer,  Mika- 
tuch, Mikanit  und  andere  Isolierstoffe  verwendet. 

Zur  Isolierung  der  Seitenflächen  können  Ringe  aus  Holz, 
Fiber  oder  Stabilit  verwendet  werden,  oder  man  bekleidet  sie  mit 
mehrfachen  Lagen  aus  Papier,  gummiertem  Tuch,  Mikatuch,  Baum- 
wolle usf.,  welche  mit  Lack  bestrichen  und  festgeklebt  werden. 

Während  an  den  Seitenflächen  und  bei  Ringankern  an  den 
Innenflächen  des  Elisenkemes  die  Isolation  meist  reichlich  bemessen 
werden  kann,  muß  man  am  Umfange  des  Ankers  sparsamer  damit 
sein,  weil  es  hier  auf  eine  gute  Ausnützung  des  Raumes  wesentlich 
ankommt. 

Am  äußeren  Umfange  werden  glatte  Anker  mit  mehrfachen 
Lagen  von  Isolierstoff  bedeckt.  Für  Spannungen  bis  200  Volt 
genügt  z.  B.  eine  mehrfache  Lage  von  zähem  Papier  von  0,5  bis 
0,75  mm  Stärke;  2  bis  3  mm  starke  Papierlagen  genügen  bis  zu 
Spannungen  von  2000  Volt.  Für  so  hohe  Spannungen  verwendet 
man  besser  Mikatuch,  oder  Mika  und  Papier  in  abwechselnden  Lagen. 

Die  Isolierstoffe,  welche  den  Ankerkörper  bedecken, 
dürfen  nirgends  stumpf  zusammenstoßen,  sondern  es  ist 
sorgsam  darauf  zu  achten,  daß  keine  Fugen  entstehen,  welche  wegen 
ungenügender  Oberflächenisolierung  leicht  zu  Kurzschlüssen  oder 
Erdschlüssen  Veranlassung  geben  können.  An  den  Ecken,  wo 
der  Isolierstoff  gebogen  wird,  ist  er  stärker  zu  halten. 

In  den  Fig.  25  bis  28  sind  zunächst  mehrere  Anordnungen  der 
Ankerdrähte  für  glatt©  Trommelanker  angegeben.  In  Fig.  25 
haben  wir  eine  Lage  Runddraht.  Wird  die  Zahl  der  Runddrähte 
für  eine  Lage  zu  viel,  aber  für  zwei  Lagen  zu  wenig,  so  gelangt 
man  zu  einer  Wicklung  mit  Flachdraht,  der  hochkant  gewickelt 
wird,  oder  auch  zu  Quadratdraht  (Fig.  26). 

In  Fig.  27  haben  wir  zwei  Lagen  Runddraht,  die  einzelnen 
Spulen  sind  durch  Fiberstege  voneinander  isoliert,  und  in  Fig.  28 
zwei  Lagen  quadratischen  Draht. 

Für  Rihganker  wird  zunächst  die  Spulenzabl  zweckmäßig 
als  ein  Vielfaches  der  Speichenzahl  des  Ankerstemes  gewählt. 

Die  Zahl  der  Drahtlagen  wird  am  inneren  Umfange  gewöhn- 
lich größer  als  am  äußeren.     In  den  Fig.  29  bis  31  sind  einige  ge- 
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Fig.  25. 


Fig.  27.  Fig.  28. 

Fig.  25  bis  28.     Anordnungen  der  Ankerdrfthte  bei  glatten  Trommelankern. 


Fig.  31. 
Fig.  29  bis  31.     Anordnungen  der  Ankerdrähte  bei  glatten  Bingankem. 


Digitized  by 


Google 


Vorzüge  und  Zweck  der  Ankernuten.  25 

bräuchliche  Anordnungen  der  Drähte  für  glatte  Ringanker  aufge- 
zeichnet. Flachdraht  kann,  wie  in  Fig.  30  angegeben,  außen  hoch- 
kant und  innen  flach  gewickelt  werden  oder  umgekehrt.  Für  Ma- 
schinen mit  hohen  Spannungen  werden  die  Drähte  einer  Spule  am 
innem  Umfange  in  besondere,  aus  Isolierstoff  (Fiber,  Preltepan, 
Baumwolle  mit  Glimmereinlage  usw.)  hergestellte  Kanäle  gewickelt 
(Fig.  31). 

Ein  Verschieben  der  Drähte  auf  der  Ankerfläche  wird  durch 
sogenannte  Treibstützen  verhindert.  Sie  bestehen  aus  4  bis  8  mm 
starken,  in  Nuten  des  Ankers  eingelassenen  Leisten  aus  Fiber,  Sta- 
bilit  oder  Metall.  Das  letztere  ist  vom  Eisenkern  zu  isolieren  und 
nicht  mehr  als  etwa  5  mm  stark  zu  machen.  In  den  Fig.  25  bis  31 
sind  solche  Treibstützen  sichtbar. 

6.  Vorzüge  und  Zweck  der  Ankernuten. 

Die  Lagerung  der  Ankerdrähte  in  Nuten  wird  bei  neueren 
Konstruktionen  fast  ohne  Ausnahme  angewandt;  sie  hat  folgende 
Vorzüge: 

1.  Der  Luftspalt  d  kann  so  klein  gehalten  werden,  als  es  mit 
Rücksicht  auf  die  Ankerrückwirkung  oder  aus  mechanischen  Grün- 
den zulässig  ist.  Es  kann  daher  in  allen  Fällen  das  mögliche 
Minimum  an  Magnetkupfer  erreicht  werden. 

2.  Bei  gleichem  Wattverluste  und  gleichem  Kupfergewicht  der 
Erregerspulen  wie  bei  glatten  Ankern,  kann,  namentlich  bei  kleinen 
Maschinen,  die  Luftinduktion  viel  größer  sein.  Die  Abmessungen 
der  Maschine  werden  dadurch  bei  gleicher  Leistung  kleiner. 

3.  Die  Ankerdrähte  werden  durch  die  Zähne  magnetisch  ge- 
schirmt. Die  Schirmwirkung  ist  um  so  besser,  je  kleiner  die  magne- 
tische Sättigung  der  Zähne  ist  oder  je  tiefer  die  Drähte  in  den 
Nuten  liegen.  Dadurch  wird  es  möglich,  massive  Drähte  von  er- 
heblichem Querschnitt  zu  verwenden,  ohne  daß  große  Wirbelstrom- 
verluste im  Ankerkupfer  auftreten. 

4.  Eine  große  Sättigung  der  Ankerzähne  vermindert  die  Anker- 
rückwirkung und  wirkt  ebenso  wie  der  Luftspalt  auf  eine  seitliche 
Ausbreitung  des  in  den  Anker  eintretenden  Kraftflusses. 

5.  Es  wird  ein  sicheres  mechanisches  Mitnehmen  der  Anker- 
drähte erreicht  und  eine  vorzügliche  Befestigung  derselben  bei 
großen  Umfangsgeschwindigkeiten  ermöglicht. 

6.  Die  Abkühlung  des  Ankers  bzw.  die  Wärmeabgabe  an  die 
umgebende  Luft  wird  durch  die  Zähne,  welche  mit  keinem  Isolier- 
stoff bedeckt  sind  und  eine  bessere  Lüftung  des  Ankers  ermög- 
lichen, begünstigt. 
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7.  Infolge  der  magnetischen  Schirmwirkung  der  Zähne  wird 
auf  einen  in  einer  Nut  liegenden  Draht  nur  eine  kleine  Tangential- 
kraft oder  ein  kleiner  elektromagnetischer  Zug  ausgeübt,  da  die 
Induktion  in  den  Nuten  klein  ist  und  der  KraftfluU  zum  größten 
Teile  den  Zähnen  des  Ankers  folgt. 

7.  Nutenformen  und  Anordnung  der  Wicklung  bei  Nutenankern. 

Es  sind  hauptsächlich  zwei  Nutenformen  gebräuchlich,  die 
offene  Nut  (1  bis  5,  Fig.  32)  und  die  halbgeschlossene  Nut  (6  und  7, 
Fig.  32). 

Die  offene,  glatte  Nut  (l)  wird  aus  den  einzelnen  Ankerblechen 
ausgestanzt  oder  in  den  zusammengesetzten  Anker  eingefräst.     Die 

Formen  2  bis  7,  welche 
\ —  für  Keilverschluß  einge- 
richtet sind,  müssen  ge- 
stanzt werden.  —  Die 
offene  Nut  hat  den  Vor- 
zug, daß  die  Wicklung 
bequem  isoliert  und  ein- 
gelegt werden  kann.    Bei 

Schablonenwicklungen, 
bei    denen     die    isolierte 
Spule   die    ganze    Nuten- 
breite ausfüllt,  ist  nur  die 
offene  Nut  brauchbar. 
Die  halbgeschlossene  Nut   gestattet  dagegen  ein  bequemes  Be- 
festigen der  Wicklung  und  vermindert  die  Wirbelströme  in  massiven 
Ankerleitem  und  in  den  Polschuhen,  so  daß  auch  bei  großen  Nut- 
weiten massive  Pole  verwendet  werden  können.    Nachteilig  ist  die 
etwas  größere  Selbstinduktion   der  Ankerspulen  bei  dieser  Nuten- 
.  form.  —  Am  meisten  wird  die  offene  Nut  angewandt. 

Verschiedene  Anordnungen  der  Drähte  in  den  Nuten  sind 
in  den  Fig.  33  und  34  für  Drahtwicklungen  dargestellt.  Die  Drähte 
von  verschiedenen  Spulenseiten  sind  verschieden  gezeichnet. 

Um  die  gewünschte  Nutenform  zu  erhalten,  oder  um  den  Raum 
einer  gegebenen  Nutenform  gut  auszunützen,  ist  in  jedem  Falle  die 
günstigste  Anordnung  aufzusuchen.  Da  Drähte  von  über  3  bis  4  mm 
Durchmesser,  namentlich  bei  kleinen  Ankern,  schwer  zu  wickeln 
sind  und  daher  ihre  Isolation  leicht  beschädigt  wird,  werden  solche 
Drähte  oft  durch  zwei  parallele  Drähte  ersetzt,  dadurch  wird  jedoch 
die  Ausnützung  des  Nutenquerschnittes  verschlechtert.  In  Fig.  33 
Nr.  3  und  4  können  z.  B.  zwei  Drähte  parallel  geschaltet  sein. 


7 


Fig.  82.     Nutenformen. 
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In  Fig.  33  Nr.  7  und  Fig.  34  Nr.  2  hat  eine  Spule  5  Windungen, 
und  die  Anordnung  der  Drähte  ist  etwas  unsymmetrisch;  es  wird 
aber  dadurch  eine  bessere  Ausnützung  des  Wicklungsraumes  er- 
reicht, als  bei  10  Drähten,  die  paarweise  parallel  geschaltet  sind. 


p 

^ 

m 

• 

v^. 

• 

M 

• 

i^' 


ßmm^^ 

Fig.  33.    Drahtwicklungen  mit  zwei  Spulen  Seiten  pro  Nut. 


Fig.  34  Nr.  4  zeigt  eine  Anordnung  der  Drähte,  wie  sie  von 
Rothert^)  angegeben  wurde.  Wenn  die  Spulen,  die  gemeinsam 
isoliert  sind,  auch  gemeinsam  gewickelt  werden,  sind  Anordnungen 
wie  Nr.  2  und  4  möglich. 


1  2  3  4  • 

Fig.  84.     Drahtwicklungen  mit  vier  und  sechs  Spulenseiten  pro  Nut. 

Wird  der  Querschnitt  eiues  Ankerleiters  größer  als  etwa  20  bis 
25  mm*,  so  geht  man  von  der  Drahtwicklung  besser  zur  Stabwick- 
lung  über.     Einige    Firmen   wenden    die 
Stabwicklung  schon  bei  einem  Querschnitt 
von  10  mm*  an. 

Die  Stäbe  können  ebenso  wie  die 
Drähte  entweder  alle  nebeneinander  oder 
in  zwei  Lagen  übereinander  angeordnet 
werden.  Im  ersten  Falle  ist  die  maximale 
Spannung  zwischen  zwei  Spulenseiten  immer 
nahezu  gleich  der  Klemmenspannung,  im 
letzteren  Falle  tritt  diese  Spannung  nur  zwi- 
schen den  übereinander  liegenden  Spu- 
lenseiten auf.     Die  letztere  Anordnung  ist  die  gebräuchlichere. 


1  2 

Fig.  35.     Stab  Wicklungen 
mit  nebeneinander  liegen- 
den Stäben. 


^)  ETZ  1901,  S.  318. 
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Verschiedene  Anordnungen  der  Stäbe  stellen  die  Fig.  35 
und  36  dar.  In  Fig.  36  Nr.  2,  3  und  5  besteht  ein  Leiter  aus 
mehreren   parallelen   Stäben    und    in    Fig.  36  Nr.  4  aus    gepreßter 


i^^^ 


u 


) 


Fig.  86.     Stabwicklungen  mit  übereinander  liegenden  Stäben. 

Drahtlitze;  beides  soll  die  Entstehung  von  Wirbelströmen  vermindern. 
Aus  den  auf  S.  20  angegebenen  Gründen  ist  die  Teilung  nach 
Nr.  4  und  5  die  wirksamste. 


8.  Isolierung  der  Wicklung  von  Nutenankem. 

Die  Isolierung  der  Wicklung  wird  auf  zwei  prinzipiell  ver- 
schiedene Arten  ausgeführt.  Entweder  werden  die  Nuten  für  sich 
isoliert  und  die  Ankerleiter  nur  besponnen  oder  mit  Band  bewickelt 
in  die  isolierten  Nuten  eingelegt,  oder  es  werden  die  Ankerspulen 
oder  Rahmen  vor  dem  Einlegen  in  die  Nuten  vollständig  isoliert 
und  in  nackte  oder  mit  dünnem  Preßspan  bekleidete  Nuten  ein- 
gelegt. Die  letztere  Art  der  Isolierung  ist  nur  bei  Schablonen-  oder 
Stabwicklungen  und  offenen  Nuten  ausführbai-,  sie  ist  aber  als  die 
beste  Isoliermethode  zu  bezeichnen,  weil  die  Isolation  jeder  Spule 
einzeln  hergestellt  und  genau  geprüft  werden  kann. 

Die  Stärke  der  Isolation  muß  sich  nach  der  Klemmenspannung 
der  Maschine  richten.  Man  darf  verlangen,  daß  Probestücke  der 
Isolationsschicht  im  kalten  Zustande  etwa  die  fünf-  bis  zehnfache 
Klemmenspannung  ohne  durchzuschlagen  mindestens  fünf  Minuten 
aushalten.  Um  dieses  Resultat  bei  möglichst  geringer  Stärke  der 
Isolation  zu  erreichen,  ist  es  durchaus  erforderlich,  sie  aus  mehreren, 
mindestens  etwa  drei  Lagen,  zusammenzusetzen. 

Als  Isolierstoff  für  die  Nuten  wird  hauptsächlich  Preßspan, 
Zellulose-  und  Manilapapier,  Leatheroid,  Ölpapier,  Rotpapier,  Öllein- 
wand  oder  Baumwolltuch  mit  Leinöl  oder  Isolierlack  getränkt  ver- 
wendet; Glimmer,  Mikaleinen  und  Megohmit  werden  für  die  Nuten- 
isolation nur  für  höhere  Spannungen,  etwa  von  2000  Volt  ab,  ver- 
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wendet,  da  man  für  niedrigere  Spannungen  mit  den  anderen  Mate- 
rialien eine  genügende  Isolation  erreicht. 

Es  genügt  nicht,  für  die  Isolation  einen  großen  Teil  des  Nuten- 
raumes  zu  beanspruchen,  um 
eine  große  Sicherheit  zu  er- 
langen, sondern  man  soll  viel- 
mehr durch  eine  richtige  Aus- 
wahl der  Isolierstoffe  dahin  stre- 
ben, mit  möglichst  wenig  Raum- 
beanspruchung eine  ausrei- 
chende Isolierung  zu  erreichen. 

Einen  Maßstab  für  die  Aus- 
nützung des  Nutenraumes  gibt 
das  Verhältnis  des  Kupferquer- 
schnittes einer  Nut  zum  totalen 
Nutenquerschnitt.  Man  kann 
dieses  Verhältnis  als  Füllfak- 
torderNut  bezeichnen.  Seine 
Größe  hängt  von  der  Spannung, 
Umdrehungszahl  und  Leistung 
der  Maschine,  bezw.  von  der 
Größe  und  Form  des  Draht- 
querschnitts, der  Zahl  der  Drähte 
pro  Nut,  der  Nutenform,  der  Isolationsprobe,  welcher  die  Maschine 
unterworfen  wird,  und  ferner  von  der  Geschicklichkeit,  mit  der 
die  Isolierung   ausgeführt  wird,  ab. 

In  Fig.  37  sind  zwei  Kurven  nach  H.  M.  Hobart  ^)  dargestellt. 
Der  Füllfaktor  der  Nuten  von  kleinen  Motoren  bis  100  PS  für 
Spannungen  von  100  bis  600  Volt  liegt  innerhalb  der  von  diesen 
Kurven  begrenzten  schraffierten  Fläche.  Er  nähert  sich  der  unteren 
Grenze  oder  wird  noch  kleiner,  je  höher  die  Spannung,  je  größer 
die  Zahl  der  Nuten  ist  und  je  weniger  Geschicklichkeit  und  Kennt- 
nis bei  der  Ausführung  von  Wicklung  und  Isolierung  und  der  Wahl 
der  Isolierstoffe  zur  Geltung  kommt.  Die  angegebenen  Grenzen 
können  für  normale  Motoren  eingehalten  werden,  sofern  die  Pinif- 
spannung  bei  der  Isolationsprobe  zwischen  Kupfer  und  Anker- 
körper bei  60^  0  während  einer  Minute  2000  bzw.  3600  Volt  für 
Maschinen  mit  einer  Spannung  von  100  bzw.  600  Volt  beträgt. 

Fig.  38  zeigt  ebenfalls  nach  H.  M.  Ho  hart  in  anschaulicher 
Weise  das  Verhältnis  zwischen  Kupfer-  und  Nutenquerschnitt  für 
verschiedene  Annahmen. 


0      10      20     30     40      60     60     70      80     90     100  fP 
Fiff.  37.    Nutenfüllfaktor  für  Span- 
nungen von  100  (obere  Kurve)  bis 
600  Volt  (untere  Kurve). 


0  Traction  and  Transmission. 


Digitized  by 


Google 


30 


Zweixea  KapiseL 


0 

o 


'S 

CO 


»4 
10 


CO 


-^ 

,-- 

» 

£1 

•-• 

J* 

3 

&• 

£, 

s 

je 

3 

•^ 

s 

>, 

^   >- 

c 

li 

>, 

2; 

^ 

3    r 

£ 

^ 

2 

B              -' 

"^   5 

Ä 

s 

tf 

2; 

-     « 

0 

r 

i^2:  S 

'^ 

r  w 

^ 

iT 

•3    ^ 

.aC 

J* 

i  s"- 

wSZ    -— 

5  ^ 

4f 

j; 

£• 

s    «>      ^ 

7 

i 

-    2 

9 

£• 

S  ^"^ 

'S  -^ 

1 

^ 

s 
2 

§ 

'S 

<% 

S   5 

C 

i  5  c 

5  s 

^    > 

i* 

^ 

1 

1 

'i": 

1^ 

£( 

?  i  £5 

«  — 

=5  S 

«. 

:^ 

;» 

?   S 

—     r 

£• 

-T  s:  ^ 

^i 

tC 

X     sZ 

*3 

'^^     -'S 

X    .M 

d     S 

^ 

^ 

5; 

■•a      ? 

"^  ^ 

c    =  -^ 

S      5 

•i:   » 

< 

« 

«^ 

.5  ^ 

*  < 

"^5  5 

86      j^ 

i  2 

k 

s 

^- 

h  ^ 

r  S 

^  s 

"ZI   •** 

s 

1 

J  £ 

X   > 

1 

IJJ 

t  i 

1^: 

4» 

«a 

^ 

1 

A 

^ 

^    ^ 

1 

t 

s 

^ 

2  S    - 

K       K 

c 

SEK 

C       £       B 

C       £ 

J' 

*• 

X 

£  X 

g 

i  c 

>!•  s 

1 

* 

1 

s 

s 

s     s     s 

1« 

1 

CCS 

B       S^J 

K       K 

c 

'0  -^ 

0 

'S  s 

9^ 

-«ä 

-*s 

•    ^ 

3 

» 

3C 

»  r^  -» 

c»  0» 

c» 

r^  r^  X 

t^  ac  0 

-*•  r- 

00 

r^ 

00 

4- -;--*- 

ea  .-1 

1« 

© 

«I^ 

•^ 

^ 

s 

;q  : 

V 

•^'' 

0 

-m"  -?» -*• 

cc  « 

0  r^  -* 

ea  00  CO 

co  0 

»ÄqQ 

-M 

'M  oa  "M 

oa  ?i 

•?» 

«  w  cc 

CO  ea  ^ 

CO  oa 

*1¥1S 

00 

00 

C^ 

5C  0  ^ 

oa  oa 

ea 

^  «  ?a 

ea  C4  C4 

ea  ea 

idpo  ai 

8 

^1 

- 

»i^ 

3   iL 

II 

co^  «>^  ;o^ 

'**.. 

oa 

•c  -*^»o 

»0 

s 

-f 

+ 

+ 

+ 

«"  »0"  '*' 

CO   cc" 

++ 

00 

+ 

^    ^  CO 

+  -r  + 

00    cd"  CO"^ 

+  +  + 

++ 

S  X 

ji 

•<*< 

50 

"♦^        -*. 

CO 

4.0    00 

'■v 

'A    li 

1 

»c" 

CO 

.0 

t^  00  »c* 

<Sr  CO 

CO 

C-To"  CO 

»0  t^  0 

ea  t- 

j»pu«u|dOdq»u 

mK  oiA 

»niHH 

00 

W 

-M 

•M  ca  CO 

CO  oa 

CD 

CO  CO  ea 

ea  CO  ea 

CO   ^ 

japo  91 

nva 

--^ 

M 

0 

t-    CO    »0 

r*  r- 

oa 

CO  0  0 

00    CO    CD 

-^    CO 

JOH-/ 

s 

CO 

'^ 

-N    CO    "* 

kO  -^ 

CO 

»0    CO    '»f 

•^    ■*    CO 

CO    CO 

-•«annoj 

Fa»>nK 

o' 

o" 

0" 

0"  0"  o~ 

o"o^ 

0" 

0*  0"  0" 

0"  0"  0* 

cTo" 

^ 

0 

0 

i2 

•♦» 

o 

o 

1/^ 

0   «-H    0 

0  0 

0 

§^§ 

0    ^    »0 

0  •=? 

'S 

'X 

«-H 

3^s 

C^    CO 

0 

CO            ^ 

^ 

^^ 

^^ 

^^ 

1-H 

ca  (N 

*o 

»0  oa  li 

»0      <J>      I-H 

^  0 

0 

iQ 

»0 

-^ 

^ 

^ 

o 

^ 

000 

0  0 

lO 

0    «/^    CO 

«000 

r-  0  0 
ea  ^  0 

0     0 

I? 

00 

ss^ss 

0  0 

CSJ 

Ol  ea  CO 

»-H     T-i     CO 

0     § 

^ 

<?! 

^^ 

CO    CO 

50 

a 

2 

',0 

1 

1 

'^      1 

CO   »rt 

1   1 

1 

1   1   1 

1     1      1 

1  1 

0 

^  t-    ' 

.2 

—      



_      .     — 

. . 

U1 

, 

\n 

0 

r  ii 

0  »0 

^ 

000 

11^ 

0   0 

^ 

1 

^ 

^H 

c5 

CO   §    S 

§  cS 

Digitized  by 


Google 


Isolierung  der  Wicklung  von  Nutenankern. 


31 


Man  sieht,  daß  die  Ausnutzung  des  Nutenraumes  bei  kleinen 
Motoren  für  hohe  Spannungen  (normale  Tourenzahlen)  sehr  gering  ist. 

Um  die  Abmessungen  einer 
Nut  für  eine  gegebene  Anzahl  Kupfer- 
querschnitte zu  bestimmen,  ist  es 
am  einfachsten  zu  berechnen,  wie 
viel  zu  der  Kupferbreite  aller  Leiter 
und  zu  der  Kupferhöhe  aller  Leiter 
addiert  werden  muß,  um  die  Nuten- 
weite, bezw.  die  Nutenhöhe  zu  er- 
halten. Diese  zu  addierende  Länge 
ist  ein  besseres  Maß  für  die  Stärke 
der  Isolation  als  der  Füllfaktor.  In 
der  vorstehenden  Tabelle  sind  für  eine 
Anzahl  von  ausgeführten  Maschinen 
der  Füllfaktor  und  die  zu  der  Kupferbreite  und  Kupferhöhe  zu 
addierenden  Längen  angegeben. 

Übliche   Gesamtstärken   der    Isolation    für   Stabwicklungen 
und  verschiedene  Spannungen  gibt  die  folgende  Tabelle. 
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Fig.  88.  Schematische  Darstellung 
der  Baumausnutzung  in   Nuten. 


Anzahl  der  nebeneinander 
liegenden  Stabe  einer  Nut 

1 

2 

3              4 

5 

Elemmenspanniuig 

Nutenweite  =  Eupferbreite  plus 

Volt  125 
„     250 
„     ßöO 
„     750 

2,0  mm 
2,4    „ 
3,0    „ 
3,4    „ 

2,6  mm 
3,2    „ 
4,0    „ 
4,4    „ 

3,3  mm 
4,0    „ 
6,0    „ 
ö,4    „ 

4,0  mm 
4.8    „ 
5,8    „ 
6,2    „ 

4,7  mm 
5,6    „ 
6,6    „ 
7,0    „ 

Man  wird   bei  ausgeführten  Maschinen    häufig   etwas  größere, 
aber  auch  kleinere  Stärken  der  Isolation  finden. 
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Fig.  39.    Abhängigkeit  des  Nutenlüllungsfaktors  von  der  Stabzahl  pro  Nut. 
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Wie  eine  einfache  Rechnung  lehrt,  ist  es  für  die  Raumaus- 
nützung  von  Vorteil  mehrere  Stäbe  in  eine  Nut  zu  legen.  Für  die 
gebräuchliche  Anordnung  mit  2  Stäben  übereinander  zeigen  die 
Kurven  Fig.  39  die  Abhängigkeit  des  Füllungsfaktors  von  der  An- 
zahl der  Stäbe  pro  Nut  {uj  für  verschiedene  Spannungen.  Diesen 
Kurven  wurden  die  Isolationsstärken  aus  obiger  Tabelle  zugrunde 
gelegt,  der  Stabquerschnitt  wurde  gleich  (3X12)  mm*  und  die  Nuten- 
höhe gleich  (2  X  12)  -f-  6  =  30  mm  angenommen. 

Die  Art  der  Isolierung  ist  eine  sehr  mannigfaltige.  Von  den 
zahlreichen  Kombinationen  sollen  hier  nur  wenige  Beispiele,  die 
der  Praxis  entnommen  sind,  angeführt  werden. 


Fig.  40.     Hand  Wicklung  110  Volt. 

1.  Preßspan,  geölt  =  0,2  mm. 

2.  Zellulosepapier  =  0,06  mm. 
8.  Preßspan,  geölt  =  0,2  mm. 

4.  Luft  =  0,2  mm. 

5.  und  6.  Leatheroid  =  0,4  mm. 

7.  Preßspan  =1,5  mm. 

8.  Leatheroid  oder  Preßspan. 

Nuten  weite  =  Kupferbreito  +1,8  mm. 

Für  220  Volt  ebenso  mit  0,14  mm  Manilapapier  an- 
statt 0,06  Zellulosepapier. 


Fig.  41.     Handwicklung  500—600  Volt. 

1.  Preßspan,  geölt  =  0,2  mm. 

2.  Manilapapier  =  0,14  mm. 

3.  Preßspan,  geölt  =  0,2  mm. 

4.  Preßspan,  geölt  =  0,2  mm. 

5.  Luft  =  0,2  mm. 

6.  und  7.  Leatheroid  =  0,4  mm. 

8.  Preßspan  =  0,5  und  1,0  mm. 

9.  Drahtband. 

Nutenweite  =  Kupferbreite  -|-  ^>^  unn. 
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Fig.  42.     Schablonenwicklung  für  Bahn- 
motor, 500  Volt. 

1.  Spule  in  Japan- A-Lack  getränkt. 

2.  Ölbaum  wolle,  zweifach  zu  0,21  mm. 

3.  Umbandlung '/s  überlappt.  Band  roh =0,1 4  mm. 
Die  so  isolierte  Spule  wird  mit  Japan-OLack 
oder  Armalack,  und  alsdann  mit  S-Lack  oder 
Excelsiorlack  getränkt. 

4.  Luft  =  0,3  mm. 

5.  6.  7.  Leatheroid,  lackiert  =  0,4  mm. 

8.  Preßspan,  geölt  =  0,2  mm. 

9.  Unter  dem  Drahtband  Leatheroid  0,35  mm  ein- 
seitig lackiert.  Drahtband  aus  verzinntem 
Stahldraht. 

Nutenweite  =  Kupferbreite  -|-  5,8  mm. 


Fig.  43.     Schablonenwicklung  für 
Bahnmotor,  500  Volt,  Nut  13x33 mm. 

1.  Draht  nackt  =  2,8  mm. 

2.  Draht  isoliert  =  3,1  mm    (2  mal   be- 
sponnen). 

3.  Ölpapier  =  0,1  mm. 

4.  2  mal    mit    Baumwollband   bewickelt 
und  mit  Sterling-Lack  getränkt. 

5.  Bahmen    aus    flexiblem    Mikanit   = 
0,3  mm. 

6.  Baumwollband. 

7.  Leinwand. 

8.  Karton  =1,0  und  1,5  mm. 

9.  Drahtband  =  0,6  mm. 

Nutenweite  =  Kupferbreite  -j-  4,6  mm. 
500  V.  Stab  Wicklung  wird  ebenso  isoliert. 
Prüf  Spannung  kalt  5000  Volt:  1  Minute 
warm  3000      „      1 


Arnold,  Gleidutrommaachine.   II.   2.  AofL 
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Fig.  44.     Stabwicklung  für  110  Volt. 

1.  Baum  wollband  und  Sterling-Lack  =  0,4  nmu 

2.  Spielraum  ==0,1  mm. 

3.  Karton  =  0,2  mm. 

4.  Geöltes  Papier  =  0,1  mm. 

5.  Karton  =  0,2  mm. 

6.  Karton  =  1,0  mm. 

7.  Karton  =  1  und  1,5  mm. 

8.  Drahtband  =  0,6  mm. 

Nutenweite  =  Kupferbreite  -\-  2,0  mm. 


Fig.  45.     Stabwicklung  für  HO  Volt  und 
220  Volt. 

1.  Baumwollband  =  0,15  mm  (^/j  überlappt  und 
in  Japan- A-Lack  getränkt)  =  0,4  mm. 

2.  Preßspan  =  0,25  mm. 

8.  Für  110  Volt  Zellulosepapier  =  0,06  mm. 
Für  220  Volt  Manilapapier  =  0,15  mm. 

4.  Preßspan  =  0,25  mm. 

5.  und  6.  Leatheroid  ^  0,4  mm. 

7.  Luft  =  0,2  mm. 

8.  Leatheroid  je  nach  dem  vorhandenen  Platz. 

9.  Preßspan  1,0  mm. 

10.  Drahtband  aus  verzinntem  Klaviersaitendrahc. 

Nutenweite  =  Kupferbreite  -\-  8,3  mm. 
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Fig.  46.    Stabwicklung  für  230  Volt. 

1.  Baumwolle  mit  Sterling-Lack  =  0,4  mm. 

2.  Gewöhnliches  Papier  =  0,1  mm. 

3.  Karton  =  0,3  mm. 

4.  Geöltes  Papier  =  0,1  mm. 

5.  Karton  =  0,3  mm. 

6.  Spielraum  =  0,20  mm. 

7.  Karton  =1,0  mm. 

8.  Karton  =  0,3  mm. 

9.  Karton  1,0  und  1,5  mm. 
10.  Drahtband. 

Anstatt  3,  4  und  5   können   zwei  Lagen   ÖUein- 

wand,  eingefaßt  von  dünnem  Baumwolltuch,  mit 

zusammen  ca.  0,6  mm  Stärke  gewählt  werden. 

Nutenweite  =  Kupferbreite  +  3,5  mm. 
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Fig.  47.     Stabwicklung  für  500  Volt. 
(Zwei  Stäbe  werden   gemeinsam   vor  dem   Ein- 
legen in  die  Nut  isoliert.) 

1.  Baumwollband  mit  Sterling-Lack  =  0,4  mm. 

2.  Geöltes  Papier  =  0,1  mm. 

3.  Bot -Papier  =  0,2  mm  und  geölte  Leinwand 
=  0,3  mm. 

4.  Baumwollband  mit  Sterling-Lack  =  0,4  mm. 

5.  Spielraum  =  0,1  mm. 

6.  Karton  =  0,2  mm. 

7.  Karton  =  0,5  mm. 

8.  Holzkeil. 

9.  Stab. 

Nuten  weite  =  Kupferbreite  +  4,0  mm. 
oder: 

1.  Baumwollband  mit  Vs  Überlappung  =  0,4  mm. 

2.  Geöltes  Papier  =  0,1  mm. 

3.  Baumwollband  mit  */a  Überlappung  =  0,4  mm. 

4.  Zwei  Lagen  ÖUeinwand,  eingefaßt  von  einem 
dünnen  Baumwolltuch,  mit  einer  Gesamt- 
stärke =  0,6  mm. 

5.  Spielraum  =  0,15  mm. 

Nuten  weite  =  Kupferbreite  -}"  4,0  mm. 
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In  letzterem  Falle  ist  die  Bandbewicklung  nicht  mit  Lack  ge- 
tränkt. Diese  Tränkung  erfolgt  erst  nach  Fertigstellung  der  Wick- 
lung. Der  Anker  wird  vorher  gut  ausgetrocknet  und  dann  zuerst 
in  Japan-A-Lack  oder  auch  gleich  in  Sterling-Lack  getaucht  und 
nach  dem  Trocknen   mit   einer  Lösung   von  Kopallack  bestrichen. 

3* 
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Die  Aktiengesellschaft  vorm.  Joh.  Jakob  Rieter  &  Co.^) 
bettete  bei  einem  1500  Volt-Motor  die  Ankerspulen  auf  ihren  geraden 
Seiten  in  Mikanit  ein,  der  in  Verbindung  mit  einem  Lack  in  einer  Stärke 
von  ca.  1  mm  stark  erhitzt  um  die  Spulenseiten  gepreßt  wurde. 
Verschiedene  solcher  Elemente  wurden  vor  dem  Einbau  nach  und 
nach  Prüfspannungen  von  7000,  8000  bis  10000  Volt  während 
einer  Stunde  ausgesetzt,  ohne  daß  bei  einem  derselben  ein  Durch- 
schlag erfolgt  wäre. 

9.  Lackieren,  Trocknen  und  Verkleiden  des  Ankers. 

Die  fertig  gewickelten  Anker  werden  entweder  ganz  in  Isolier- 
lack getaucht,  oder  sie  erhalten  einen  lufttrocknenden  Isolieran- 
strich. Das  erstere  geschieht  namentlich  mit  kleinen  für  höhere 
Spannungen  gewickelten  Ankern. 

Es  ist  notwendig,  den  Anker  vor  dem  Eintauchen  in  den  Lack 
im  Trockenofen  oder  im  Vakuumtrockenapparat  gründlich  zu 
trocknen.  Das  Austrocknen  hat  hier  nicht  bloß  den  Zweck,  die 
Feuchtigkeit  zu  entfernen,  sondern  es  unterstützt  gleichzeitig  das 
Ansaugen  von  Lack.  Der  Anker  (ohne  Drahtbänder)  soll  so  lange 
im  Lack  bleiben,  bis  keine  Luftblasen  mehr  aufsteigen.  Es  wird 
dazu  als  erster  Lack  vielfach  dünnflüssiger  Japan -A -Lack  oder 
Armalack  und  als  Lack  zum  zweiten  Tränken  Elektralack,  Sterling- 
Lack  oder  Excelsior-Lack  verwendet. 

Nach  jedem  Tränken  muß  der  Anker  6  bis  12  Stunden  bei 
80  bis  90®  C  getrocknet  werden.  Die  Lacke  geben  der  Wicklung 
eine  große  mechanische  Festigkeit. 

Wenn  es  sich  nur  um  einen  Lackanstrich  handelt,  ist  ein  vor- 
hergehendes Trocknen  nicht  durchaus  notwendig,  obwohl  es  öfter 
geschieht.  Als  Anstrichlack  wird  lufttrocknender  Japan- C-Lack, 
Sterling-Lack,  Excelsior-Lack,  Kopal-Lack  und  Schellack  verwendet. 
Hinsichtlich  des  letzteren  ist  wegen  Wassergehaltes  Vorsicht  geboten. 

In  manchen  Fällen,  z.  B.  bei  Straßenbahnmotoren,  wo  die 
Wicklung  gegen  das  Eindringen  von  Staub  und  Feuchtigkeit  ge- 
schützt werden  muß,  oder  wenn  das  Eindringen  von  Kupferstaub 
auf  der  Kommutatorseite  verhindert  werden  soll,  bedarf  der  Anker 
noch  einer  besonderen  Verkleidung. 

Die  freien  Spulenköpfe  werden  in  diesem  Falle  mit  Segeltuch, 
das  in  Leinöl  getränkt  wurde  und  noch  einen  Lackanstrich  erhält, 
verkleidet.  Am  Umfange  des  Ankers  und  des  Kommutators  wird 
das   Tuch  durch  Drahtbänder  gehalten. 


^)  Elektrische  Bahnen  und  Betriebe  1905,  8.  518. 
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Konstruktion  des  Ankerkörpers. 

10.   Ankerkem  und  IsolieruDg  der  Ankerbleche.    —    11.   Lüftung  des  Anker- 
kemes.  —  12.  Ankerkörper  für  Trommelanker.   —   13.  Ankerkörper  für  Hing- 
anker. —  14.  Befestigung  des  Ankers  auf  der  Welle. 

10.  Ankerkem  und  Isolierung  der  Ankerbleche. 

Der  Ankerkern  bildet  einen  Teil  des  magnetischen  Stromkreises 
der  Maschine.  Um  den  Wattverlust  durch  Wirbelströme,  welche 
bei  der  Drehung  des  Ankers  im  Eisenkern  induziert  werden,  auf 
einen  kleinen  Betrag  zu  vermindern,  wird  der  Kern  senkrecht  zur 
Richtung  der  induzierten  EMK,  also  auch  senkrecht  zu  den  aktiven 
Ankerleitem,  lameliiert.  Durch  Blechscheiben  von  etwa  0,5  mm 
Stärke  wird  in  den  meisten  Fällen  eine  genügende  Unterteilung 
erreicht. 

Die  einzelnen  Blechscheiben  werden  durch  dünne  Papierscheiben 
voneinander  isoliert  oder  mit  einem  isolierenden  Anstrich  (z.  B. 
Wasserglas  oder  Isolierlack)  versehen.  Die  natürliche  Oxydschicht 
der  Bleche  trägt  zur  Isolierung  ebenfalls  bei. 

Die  Isolierung  durch  Papier  findet  heute  am  meisten  Ver- 
wendung. Papier  von  0,04  mm  bis  0,06  mm  kann  in  selbständige 
Scheiben  geschnitten  und  zwischen  die  Eisenbleche  eingelegt  werden. 
Vorzüglich  hat  sich  die  von  der  Maschinenfabrik  H.  F.  Stollberg, 
Offenbach  a.  M.,  gebaute  Maschine  zum  maschinellen  Bekleben  der 
Bleche  mit  Papier  bewährt.  Die  Blechtafeln  werden  vor  dem  Ver- 
arbeiten mit  Papier  beklebt,  das  eine  Stärke  von  nur  ca.  0,02  bis 
0,03  mm  erhalten  kann. 

Der  Koeffizient 

effektives  Eisenvolumen  des  Kernes 

*  gesamtes  Volumen  des  Kernes 
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wird  bei  Papierzwischenlagen  von  0,04  bis  0,06  mm  und  0,5  mm 
Blechstärke  mit  Berücksichtigung  der  Unebenheiten  der  Bleche 

Äjj  =  0,85  bis  0,88, 

dagegen    bei   0,02  bis  0,03  mm  Papierstärke   oder   einem    dünnen 

Anstrich  ,         ^  ^  ,  .     /^  «^ 

k^  =  0,9  bis  0,92. 

Die  Bleche,  welche  den  Ankerkem  zu  beiden  Seiten  abschließen, 
werden  häufig  etwas  stärker  gemacht,  man  nimmt  auf  jeder  Seite 
zwei  bis  drei  Bleche  zu  0,8  mm  oder  ein  Blech  von  1  bis  2  mm 
oder  es  werden  Messingbleche  von  2  bis  5  mm  Stärke  eingelegt 
(siehe  Fig.  60). 

Ein    starkes  Endblech    oder  eine  gegossene  Endplatte   ist    bei 
Nutenankern  namentlich  dann  erforderlich,  wenn  die  Nuten  gefräst 
werden,  damit  die  vorstehenden  Zähne  den  nötigen  Halt  bekommen. 
,  Ankerbleche    bis   zu    100  cm    oder 

110  cm  Durchmesser  können  aus  nor- 
malen Blechtafeln  in  einem  Stück  aus- 
geschnitten werden. 

Für  größere  Durchmesser  wird  jede 
Scheibe   aus    mehreren   Segmenten    zu- 
sammengesetzt,   wie  Fig.  48  zeigt,  und 
die  Stoßfugen  der  aufeinander  folgenden 
Scheiben    werden    gegeneinander    ver- 
setzt.     Bei    der    Feststellung    der   Zahl 
der  Segmente  eines  Ringes  ist  zu  berück- 
sichtigen, daß  die  zu  verwendenden  Blechtafeln  wenig  Abfall  ergeben 
und  daß  die  Segmentzahl,  wenn  möglich,  durch  die  Nutenzahl  des 
Ankers  teilbar  ist. 


Fig.  48. 


-v 


11.  Lüftung  des  Ankerkernes. 

Um  eine  genügende  Abkühlung  des  Ankers  und  einen  guten 
Temperaturausgleich  im  Innern  der  Maschine    zu  erreichen,    ist  in 

vielen  Fällen  eine  Lüftung  des  Anker- 
kemes  erforderlich. 

Die  Kernbreite  /^  (Fig.  49)  wird 
zu  dem  Zwecke  in  einzelne  Teile  von 
5  bis  10  cm  Breite  zerlegt  und  zwi- 
schen je  zwei  Teilen  ein  Luftschlitz  von 
0,8  bis  1,2  cm  Breite  freigelassen. 

In  den  Fig.  50  bis  56  sind  verschie- 
dene Konstruktionen  für  die  Herstellung 
von  Luftschlitzen  dargestellt. 
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Fig.  49.     Lüftung  des  Anker- 
kernes durch  Luftschlitze. 
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In  Fig.  50  ist  als  sog.  „Luftscheibe"  ein  Eisenblech  verwendet, 
dessen  Zähne  um  90^  verdreht  und  in  welches  nach  beiden  Rich- 
tungen runde  Vertiefungen  gedrückt  sind.  Fig.  51  zeigt  eine  ähn- 
liche Konstruktion,  hier  sind  aus  dem  Bleche  kleine  Stege  heraus- 
gedrückt, deren  Länge  die  Weite  des  Luftschlitzes  bestimmt. 


Fig.  50. 


Fig.  51. 


Fig.  52. 


Fig.  53. 


Fig.  54. 


I  I 

Fig.  55.  Fig.  56. 

Fig.  50  bis  56.     Konstruktionen  für  die  Herstellung  von  Luftschlitzen  im 

Ankerkern. 

In  Fig.  52  werden  die  Endbleche  in  der  Nähe  des  Luftschlitzes 
treppenförmig  abgestuft,  um  den  Zähnen  den  erforderliehen  Halt 
zu  geben,  und  auf  ein  Endblech  werden  Leisten  aus  Eisen  oder 
Messing  oder  profilierte  Metallstäbe,  wie  die  Figur  zeigt,  angenietet. 

Ähnliche  Anordnungen  veranschaulichen  die  Fig.  53  und  54. 
Die  Bleche  zu  beiden  Seiten  des  Schlitzes  sind  etwas  stärker  ge- 
macht und  auf  eines  derselben  gebogene  Flacheisen  aufgenietet. 

In  Fig.  55  besteht  eine  Luftscheibe  aus  einer  gezahnten  Blech- 
scheibe, auf  welche  Segmente  m  aus  Messingguß  aufgenietet  werden. 
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Die  Segmente  tragen  am  äußeren  Umfang  dünne,  aus  Eisenblech 
hergestellte  Stege  s,  welche  in  die  kleinen  Wulste  der  Segmente 
eingegossen  sind  und  den  Zähnen  des  Ankers  einen  Halt  geben. 
Die  Luft  streicht  zwischen  den  Wülsten  durch. 

Eine  andere  Anordnung,  bei  der  die  Luftkanäle  ebenfalls  durch 
Zwischenlage  von  gerippten  Gußstücken  gebildet  werden,  zeigt 
Fig.  56. 

12.  Ankerkörper  für  Trommelanker. 

Bei  kleinen  Trommelankern  ist  es  zweckmäßig,  die  Bohrung 
der  Ankerbleche  gleich  dem  Durchmesser  der  Welle  zu  machen, 
wie  in  Fig.  57  dargestellt  ist;  bei  einem  gegebenen  Ankerdurch- 
messer wird  so  der  größte  Eisenquerschnitt  erreicht. 


Fig.  57. 

Gestattet  die  berechnete  Höhe  des  Ankereisens  die  Bohrung 
der  Bleche  größer  zu  machen  als  den  Wellendurchmesser,  so  erhält 
man  zunächst  eine  Ankerbüchse. 


Fig.  58. 

In  den  Fig.  58  und  59  sind  zwei  verschiedene  Konstruktionen 
dargestellt. 

Die  Ankerbüchse,  Fig.  58,  hat  auf  der  hinteren  Seite  drei  Luft- 
kanäle, und  auf  der  Kommutatorseite  wird  die  aufgepreßte  guß- 
eiserne Endplatte  durch  einen  über  die  Ankerbüchse  geschobenen 
Ring  gehalten,  während  in  Fig.  59  die  Endplatte  durch  eine  Schrauben- 
mutter auf  die  Bleche  gepreßt  wird. 
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Man  kann  jedoch,  wenn  eine  Ankerbüchse  möglich  ist,  die 
Bleche  doch  bis  zur  Welle  gehen  lassen  und  den  Anker  nach  der 
in  Fig.  60  dargestellten  Art  lüften. 


/ 
/ 

~^^, 

\             ^^>K 

)  ]      ] 

Fig.  59. 

Eine   Konstruktion    des    Ankerkörpers,    wie    sie   in   ähnlicher 
Form  oft  ausgeführt  wird,  zeigt  die  Fig.  61.    Die  Ankerbüchse  hat 


Fig.  60. 


Fig.  61. 

vier  Rippen  und  die  Kopfplatten  werden  mittelst  Bajonettverschlusses 
durch  zwei  Ringe  B,  gehalten.  Der  Ring  B,  ist  in  der  Seitenansicht 
schraffiert;    beim  Einlegen   ist  er  um  45^   gegen    die  jetzige  Lage 
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verdreht,  so  daß  er  über  die  Rippen  der  Büchse  geschoben  werden 
kann.  Die  hintere  Kopfplatte  hat  Bleitaschen  T  zum  Ausbalancieren 
des  Ankers. 


Fig.  62.  Siemens  &  Halske  A.-G.,  Wien. 

Zwei  Ankerkonstruktionen,  die  ebenso  wie  die  vorhergehenden, 
eine  gute  Lüftung  besitzen,  veranschaulichen  die  Fig.  62  und  63. 
Die  Kopf  platten  werden  durch  Bolzen,  welche  die  Ankerbleche  durch- 
dringen, zusammengepreßt. 


Fig.  03. 

Für  größere  Anker,  bei  denen  der  Kern  aus  einzelnen  Blech- 
segmenten zusammengesetzt  ist,  ist  es  erforderlich,  den  Kern  in 
radialer  Richtung  fest  mit  dem  Ankersterne  zu  verbinden,  sonst 
ist  ein  Loswerden  des  Kernes  während  des  Betriebes  zu  befürchten. 


*-  jjfi- 


Fig.  64.     Gesellschaft  für  Elektrische  Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 
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In  Fig.  64  und  65  sind  Kon- 
struktionen dargestellt,  welche  dieser 
Anforderung  entsprechen.  Die  einzel- 
nen Blechsegmente  werden  durch  die 
Schrauben  sowohl  zusammengepreßt, 
als  auch  fest  mit  dem  Ankersteme 
verbunden.  Die  Zahl  der  Schrauben 
muß  so  groß  sein,  daß  jedes  Segment 
mindestens  durch  zwei  Schrauben  ge- 
halten wird. 

Der  Ankerkern  mit  den  beiden 
Kopfplatten  bilden  bei  beiden  Kon- 
struktionen einen  Teil  für  sich.  In 
Fig.  64  geschieht  die  Befestigung  die- 
ses Teiles  mit  dem  Armsystem  mittelst  Keile,  während  in  Fig.  65 
hierzu  Stifte  angewendet  werden. 


Fig.  65.     Ateliers  de  Construc- 
tions  Electriques   de  Charleroi. 


Fig.  66. 


Fig.  67.     Wood,  Cleveland. 


Zweckmäßig  ist  es,  die  Bolzen  nach  einer  vom  Verfasser  für 
eine  Maschine  von  800  KW  ausgeführten  Art,   die  in  Fig.  66  dar- 
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Fig.  68.     E..G.  Alioth. 

gestellt  ist,  anzuordnen.  Die  Ankerbleche  sind  so  ausgestanzt,  daß 
die  Bolzen  ganz  außerhalb  des  magnetischen  Kraftflusses  liegen. 
Die  Aussparungen  des  Bleches,  welche  mit  seitlichen  Öffnungen  im 
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Ankerstem  in  Verbindang  stehen,  ermöglichen  außerdem  eine  vor- 
zügliche Kühlung. 

Fig.  67  zeigt  eine  Befestigongsart  der  Bleche  nach  der  Methode 
von  Wood,  Cleveland. 

Die  in  den  Fig.  61  bis  66  dargestellten  Ankerkörper  sind  für 
Mantelwicklangen  bestimmt.  Zwei  Anker  für  Stirnwick- 
1  an  gen,  der  eine  für  einen  kleinen,  der  andere  für  einen  großen 
Durchmesser,  sind  in  den  Fig.  68  und  69  gezeichnet. 
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Fig.  69.     E.-G.  Alioth. 


Mehrere  andere  Konstruktionen  von  Trommelankern  findet  man 
bei  den  verschiedenen  Maschinenbeispielen. 

13.  Ankerkörper  für  Rmganker. 

Bei  den  bis  jetzt  angeführten  Konstruktionen  ist  angenommen 
worden,  daß  der  Ankerstem  aus  Gußeisen  besteht;  für  Trommel- 
anker ist  das  zulässig,  aber  nicht  für  Ringanker. 

Bei  Ringankerwicklung  erzeugen  die  Ankerdrähte  im  Innern 
des  Ringes  ein  stehendes  magnetisches  Feld,  dessen  Stellung  nur 
von  der  Lage  der  Bürsten  abhängt.  Um  die  Intensität  dieses 
Feldes  und  damit  den  Verlust  durch  Wirbelströme,  welche  bei  der 
Rotation  des  Ankersternes  in  diesem  magnetischen  Felde  ent- 
stehen, zu  vermindern,  muß  der  Ankerstem  aus  einem  nicht 
magnetischen  Metalle,  am  besten  aus  Bronze  oder  Messingguß  her- 
gestellt werden. 

Da  Ringanker  nur  noch  vereinzelt  gebaut  werden,  wollen  wir 
auf  die  verschiedenen  Konstruktionen  nicht  weiter  eingehen. 
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14.  Befestigung  des  Ankers  auf  der  Welle. 

Der  Anker  ist  auf  der  Welle  sowohl  gegen  Verdrehung  wie 
gegen  Verschiebung  zu  sichern.  Die  Sicherung  gegen  Drehung  ge- 
schieht wie  bei  Riemenscheiben  durch  Flach-  oder  Tangentialkeile. 

Die  Sicherung  gegen  Verschiebung  muß  insbesondere  bei  An- 
kern, die  mit  der  Welle  transportiert  werden,  eine  sehr  gute  sein. 
Bei  den  im  zehnten  Kapitel  abgebildeten  Ankerkonstruktionen  sind 
verschiedene  Befestigungsarten  zu  finden.  Kleine  Anker  werden 
häufig  zwischen  einen  Wellenbund  und  einen  Schrumpfring  oder 
eine  Schraubenmutter  (Fig.  67  und  60)  eingeklemmt.  Das  Schrauben- 
gewinde verteuert  die  Welle   und  wird  daher  gerne  vermieden. 

Große  Anker  werden  meistens  mittelst  Schrumpfringe  auf  der 
Nabe  um  die  Welle  festgeklemmt. 
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15.  Allgemeines  über  die  KoDstruktion  des  Kommutators.  —  16.  Material  und 

Gestalt  der  LamelleD.  —  17.  Isolierang  des  Kommutators.  —  18.  Beispiele  von 

KommutatorkoDstruk  tionon . 

15.  Allgemeines  über  die  Eonstniktioii  des  Kommutators. 

Der  Kommutator  ist  einer  beständigen  und  unter  ungünstigen 
Verhältnissen  einer  raschen  Abnutzung  untei"worfen ;  unter  günstigen 
Betriebsverhältnissen,  d.  h.  bei  funkenfreiem  Gange  und  richtiger 
Wahl  des  Materials  der  Lamellen  und  der  Bürsten  wird  er  jedoch 
viele  Jahre  halten. 

Das  funkenfreie  Arbeiten  eines  Kommutators  hängt  im  wesent- 
lichen von  der  Konstruktion  der  Dynamo  ab,  aber  die  Konstruktion 
des  Kommutators  selbst  ist  ebenfalls  von  Bedeutung.  Hierbei  kommen 
besonders  das  Material  der  Lamellen,  die  Isolierung  der  einzelnen 
Lamellen  gegeneinander,  die  Isolierung  des  ganzen  Kommutators 
gegen  die  Büchse  und  die  Lüftung  in  Betracht.*) 

Der  Kommutator  soll  aus  bestem  Material  und  mechanisch  so 
hergestellt  werden,  daß  er  ein  festes  unveränderliches  Gefüge  be- 
hält, die  Lamellen  sind  zu  diesem  Zweck  unter  großem  Druck  zu- 
sammenzuspannen. 

16.  Material  imd  Gestalt  der  Lamellen. 

Die  Lamellen  werden  heute  fast  allgemein  aus  gezogenem, 
hartem  Profilkupfer  ausgesägt,  ausgestanzt  oder  aus  Kupferbarren 
in  Gesenken  geschmiedet.  In  allen  Fällen  muß  das  Material  sehr 
homogen  sein  und  die  Lamellen  eines  Kommutators  müssen  gleiche 
Härte  haben. 


»)  Siehe  ETZ  1907,  S.  263.     Die  Übergangsspannung  von  Kohlenbürsten 
in  Abhängigkeit  von  der  Temperatur,  von  E.  Arnold  und  E.  Pfiffner. 
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Verschiedene  Formen  der  Lamellen  sind  aus  den  folgenden 
Figuren  ersichtlich.  Der  Winkel  a  (Fig.  70),  unter  welchem  die 
Büchse  die  Lamellen  faßt,  soll  30*^ 
oder  45*^  betragen. 

Die  Stärke  der  Lamellen  richtet 
sich  nach  der  Stärke  der  Armatur- 
leiter und  dem  Durchmesser  des  Kom- 
mutators. Wenn  möglich  geht  man 
nicht  unter  eine  Stärke  von  5  bis 
7  mm;  als  noch  ausführbar  kann 
eine  Stärke  von  3  bis  3,5  mm  ange- 
sehen werden.  —  Sehr  breite  La- 
mellen, wie  sie  bei  Elektrolytmaschi- 
nen mit  großen  Stromstärken  und  klei- 
nen Spannungen  vorkommen,  kann 
man,     um     die    Wirbelstromverluste 

(S.  669,  Bd.  I)  zu  vermindern,  aus  zwei  oder  mehr  parallelen  La- 
mellen herstellen;  ein  Ankerdraht  ist  dann  an  zwei  bezw.  mehr 
Lamellen  anzuschließen. 


Fig.  70. 


17.  Isolierung  des  Kommutators. 

Für  die  seitliche  Isolation  ?,  (Fig.  70)  der  Lamellen  wird  fast 
ausschließlich  weicher  Glimmer  verwendet,  und  zwar  entweder 
Naturglimmer  oder  bei  größeren  Längen  das  billigere  Mikanit  oder 
Megohmit.    (Siehe  S.  8.) 

Glimmer  besitzt  eine  sehr  hohe  Isolierfestigkeit,  ist  nicht 
hygroskopisch  und  Kommutatoren  mit  Glimmerisolation  können, 
ohne  daß  die  Isolation  geschädigt  wird,  im  Betriebe  von  Zeit  zu 
Zeit  leicht  geschmiert  werden,  was  zur  Schonung  des  Kommutators 
beiträgt. 

Von  großer  Wichtigkeit  ist,  daß  der  Glimmer  metallrein  und 
so  weich  ist,  daß  er  sich  mit  den  Lamellen  gleichmäßig  abnutzt. 

Besondere  Sorgfalt  ist  der  Isolierung  der  Lamellen  gegen  das 
Gehäuse  zu  widmen,  denn  hier  kommt  die  volle  Spannung  der  Ma- 
schine in  Betracht.  Die  Isolation  i^  der  Enden  der  Lamellen  wird 
aus  Papier,  Preßspan  mit  und  ohne  Glimmereinlage  und  bei  Tram- 
bahnmotoren und  höheren  Spannungen  aus  Mikanit  und  Megohmit 
hergestellt.  Diese  Endisolationen,  sog.  Kommutatorringe,  können 
von  den  Fabrikanten  in  einem  Stück  bezogen  werden. 

Die  Isolation  tg  am  Innern  Umfange  ist  nur  dann  erforderlich, 
wenn  der  Luftabstand  der  Lamellen  vom  Gehäuse  keine  genügende 
Isolierung  bietet,  oder  wenn  das  Gehäuse  durchbrochen  ist,  um  die 
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inneren  Flächen  vor  Staub  zu  schützen.  —  Die  Isolation  soll,  ins- 
besondere bei  Hochspannungsmaschinen,  um  eine  genügende  Strecke 
t  über  die  Lamellen  vorstehen.  Zum  Festhalten  derselben  dient 
ein  Schnurband. 

Die  Stärke  der  Isolation  kann  nach  der  folgenden  Tabelle  be- 
messen werden. 


Für  Spannuno;en 

Glimmer  mm        Glimmer  mm 

i,  und  ig 
Papier  mm 

bis   250  Volt 
n  1000      „ 

0,5  bis  0,8               1  bis  3 
0,8    „1,0               3    „    5 

2  bis  4 
4    „    6 

Bei  großen  Kommutatoren  wird  wegen  der  mechanischen  Festig- 
keit i^  größer  gewählt,  als  bei  kleinen. 

18.  Beispiele  von  Kommutatorkonstruktionen. 

In    den  Fig.  71  bis  83    sind    13   verschiedene  Konstruktionen 
dargestellt,  welche  ausgeführten  Maschinen  entnommen  sind. 


Fig.  71. 


Fig.  72. 


In  der  Fig.  71  ist  zum  Festschrauben  der  Lamellen,  eine 
einzige  schmiedeeiserne  Mutter  angeordnet.  Bei  den  übrigen  Kon- 
struktionen werden  die  Schluß- 
ringe oder  Segmente  mittels  Schrau- 
ben angepreßt.  Die  Schlußringe 
besitzen  in  allen  Fällen  eine  gute 
Führung. 

In  Fig.  73  und  74  ist  der 
Preßring  in  mehrere  Teile  zerlegt, 
die  mittels  Schrauben  auf  die  La- 
mellen gepreßt  werden.  Diese  Kon- 
struktion gewährt  den  Vorteil,  daß 
eine  gleich  gute  Befestigung  am  ganzen  Umfange  erreicht  und  ein 
Auswechseln  einzelner,  fehlerhafter  Lamellen  nachträglich  möglich  ist. 
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In  Flg.  75  bestehen  beide  Preßringe  aus  Segmenten.  Die  La- 
mellen werden  hier  direkt  durch  den  radialen  Druck  der  einzelnen 
Stücke  zusammengepreßt 


Fig.  74.     Feiten  &  GuiUeamne-Lahmeyerwerke. 


An  den  Kommutatoren  Fig.  76  bis  78  ist  bemerkenswert,  daß  bei 
der  Formgebung  des  Gehäuses  auf  eine  gute  Luftkühlung  Bedacht 
genommen  ist. 

Zwei  Schlußringe  haben  die  Kommutatoren  Fig.  78  und  79,  welche 
entweder  gemeinsam  oder  einzeln  festgezogen  werden. 
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Fig.  75. 


Fig.  76. 


Fig.  77. 


Fig.  80  gibt  den  Schnitt  durch  den  Kommutator  eines  Straßen- 
bahnmotors. Auf  der  Stirnseite  ist  ein  Stabilitring  aufgesetzt,  um 
«ine  g^te  Oberflächenisolierung  zu  erreichen. 

Bei  langen  Lamellen  ist  eine  besonders  gute  Befestigung  er- 
forderlich.    In  Fig.  81  ist  das  erreicht,  indem  die  Lamellen  in  der 

Arnold,  OleichfltrommMchiiie.  n.  2.  Aufl.  4 
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Mitte  durch  zwei  konische  Preßplatten  gehalten  werden  und  an  den 
Enden  außerdem  durch  schmiedeeiserne  Segmente  befestigt  sind. 


Fig.  78. 


Fig.  79. 

Die  Kommutatoren  der  Turbogeneratoren  erfordern  besondere 
Konstruktionen.  Ihre  Durchmesser  sind  im  Verhältnis  zum  Wellen- 
durchmesser im  allgemeinen  so  klein,  daß  eine  richtige  Nabe  nicht 


icßUb« 


Fig.  80. 

allsgeführt  werden  kann.  Ferner  sind  sie  meistens  lang  und  er- 
fordern besondere  Anordnungen,  um  die  Fliehkraft  unschädlich  zu 
machen.     Die  Konstruktionen  der  vei'schiedenen  Firmen  zeigen  viel 
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Ähnlichkeit   in   der   Lösung   dieser   Aufgabe.     Die   Kommutatoren 
werden  je   nach   ihrer  Länge   mit  2  bis  4  nahtlos  geschmiedeten 
Schrumpf  ringen  versehen  und 
innen  mittels  konischer  Stücke 
auf  der  Welle  gehalten. 

Verschiedene  derartige 
Konstruktionen  zeigen  die 
Maschinenbeispiele. 

Fig.  82  zeigt  einen  künst- 
lich gekühlten  Kommutator 
eines  Turbogenerators.  Diese 
Anordnung  wurde  von  C.  M. 
Toplis  und  der  Firma  Sie- 
mens Brothers  angegeben.^) 

Eine  künstliche  Kühlung  hat  den  doppelten  Vorteil,  daß 
erstens  der  Kommutator  kürzer  gehalten  werden  kann,  und  daß  zwei- 
tens die  Kommutation  sich  bedeutend  besser  gestaltet  (siehe  S.  46). 


Fig.  81.  Maschinenfabrik  Oerlikon. 


Fig.  82.    Künstlich  gekühlter  Kommutator  von  Siemens  Brothers.  - 

Jede  Lamelle  enthält  einen  Luftkanal  m.  Die  Lamellen  sind 
von  der  auf  die  Welle  aufgezogenen  Manschette  durch  Glimmer- 
ringe isoliert;  sie  werden  durch  Stahlringe  unter  Zwischenlegung 
von  Isolierringen  zusammengehalten.  Die  Lamellen  bestehen  aus 
zwei  einander  gegenüberstehenden  Teilen,  zwischen  welchen  ein  Luft- 
raum n  freibleibt;  an  diesem  Ende  ist  an- jede  Lamelle  eine  Schaufel 


1)  Z.  f.  E.  1906,  S.  985. 
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angebracht    und    die    gegenüberstehenden    Schaufeln    sind    durch 

weiche  Kupferbänder  verbunden.  Um  die  Schaufeln  herum  ist  ein 
Gehäuse  mit  Öffnungen  feststehend  angeordnet. 
Bei  der  Rotation  wirken  die  Schaufeln  wie  ein 
Ventilator,  die  Luft  wird  axial  von  außen  durch 
die  Kanäle  in  den  Lamellen  angesaugt  und 
radial  durch  die  Löcher  im  Gehäuse  ausge- 
blasen. — 

Andere     Lüftungsarten    des     Kommutators 
sind  bei  den  Turbogeneratoren  angegeben. 

Die  Fig.   83   veranschaulicht   einen  sogen. 
Stimkommutator,   dessen   Ebene   senkrecht   zur 

Wellenachse   steht.     Der   Preßring   besteht,    wie   in   Fig.  74,    aus 

mehreren  Segmenten. 


Fig.  88.  Feiten  & 

GuiUeanme-Lah- 

meyerwerke. 
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19.  Bttrsten  and  Bürstenhalter.    —    20.  Bürstentrftger  und  Stromableitungen. 

19.  Bürsten  und  Bürstenhalter. 

Kohlenbürsten.  Die  Kohlenbürsten  werden  in  verschiedener 
Härte  nnd  mit  verschiedenem  Graphitgehalt  in  jeder  beliebigen 
Form  hergestellt,  einige  Formen  derselben  enthalten  die  in  den 
Fig.  88  bis  100  dargestellten  Bürstenhalter. 

Um  einen  gaten  Kontakt  zwischen  der  Kohle  und  dem  Bürsten- 
halter zu  bekommen,  wird  die  Kohle  galvanisch  verkupfert,  ver- 
silbert oder  vernickelt,  oder  mit  einem  Metallschuh  oder  einem  in 
die  Kohle  eingelassenen  Metallstift  versehen. 

Damit  die  Kohle  sich  rasch  in  die  richtige  Form  einschleift, 
wendet  man  für  einen  Bürstensatz  je  nach  der  Stromstärke  mehrere 
Kohlen  von  kleineren  Abmessungen  an.  Die  Breite  der  Kohle 
richtet  sich  nach  der  Zahl  der  zu  bedeckenden  Lamellen  und  be- 
trägt 5  bis  30  mm  und  mehr,  die  Länge  meistens  20  bis  30  mm  und 
höchstens  etwa  50  mm,  so  daß  die  Kontaktfläche  einer  Kohle  im 
allgemeinen  nicht  mehr  als  6  bis  9  cm^  erreicht. 

Bei  den  gewöhnlichen  Kohlenbürsten  wird  die  Leitfähigkeit  und 
mechanische  Festigkeit  erst  durch  einen  Glühprozeß  erhalten. 
Anders  ist  dies  bei  den  Morganite-Bürsten.  Diese  werden  hergestellt 
indem  eine  aus  Graphit  und  einer  Gelatinelösung  bestehende  Masse 
unter  hohem  Druck  gepreßt  wird.  Die  Leitfähigkeit  ist  quer  über 
die  Bürsten  bedeutend  kleiner  als  senkrecht  darauf. 

Metallbürsten.  Die  Metallbürsten  .  lassen  eine  4  bis  5  mal 
größere  Stromdichte  als  die  Kohlenbürsten  zu  und  haben  dabei 
eine  30  bis  50  mal  kleinere  Übergangsspannung.  Deswegen 
kommen  sie  da  in  Frage,  wo  durch  Kohlenbürsten  Verluste  entstehen 
würden,  welche  nur  bei  abnormal  großen  Abmessungen  des  Kom- 
mutators abzuführen  wären.  Ihr  Anwendungsgebiet  beschränkt 
sich  hiemach  fast  ausschließlich  auf  Maschinen  mit  geringer  Span- 
nung und  raschlaufende  Maschinen.    Bei  Maschinen  für  sehr  kleine 
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Spannungen  und  Selbsterregung  ist  man  auch  deshalb  auf  Metall- 
bürsten angewiesen,  weil  bei  Kohlenbürsten  der  Spannungsabfall 
unter  den  Bürsten  im  Verhältnis  zur  Spannung  so  groß  werden 
kann,  daß  die  Maschine  sich  nicht  selbst  eiregt. 

Die  Metallbürsten  werden  aus  Kupfer-  oder  Messingblättem 
und  aus  Kupfer-  oder  Messinggewebe  hergestellt.  Die  Bürsten 
Patent  Boudreaux  bestehen  aus  dünn  gewalzten  Metallblättchen 
von  0,02  bis  0,03  mm  Dicke,  welche  gefaltet  und  unter  hohem 
Druck  zusammengepreßt  werden.  Das  dazu  verwendete  Metall, 
welches  im  wesentlichen  aus  Kupfer  besteht,  ist  sehr  biegsam  und 
schont  den  Kommutator  mehr  als  Bürsten  aus  hart  gewalztem 
Messingblech. 

Die  MetallbürsteEndruweit  ist  aus  galvanisch  niedergeschlagenen 
Metallblättern  hergestellt,  zwischen  welchen  sich  eine  präparierte 
Kohlenmasse  befindet. 

Die  verschiedenen  Herstellungsarten  und  Zusammensetzungen 
der  Gewebebürsten,  die  im  Handel  angepriesen  werden,  sind 
zahlreich.  Meistens  wird  chemisch  reines  Kupfergewebe  zu  einer 
Bürste  gefaltet  und  gepreßt;  es  kommen  jedoch  auch  Kupferlegie- 
rungen und  Messinggewebe,  sowie  Kupfergewebe  mit  Graphiteinlage 
zur  Verwendung. 

Der  Querschnitt  der  Metallbürsten  ist  immer  rechteckig,  die 
Breite  beträgt  im  allgemeinen  3  bis  10  mm  und  die  Länge  20 
bis  öO  mm. 

Hetall-Kohlenbürsten.  In  dieser  neuerdings  vielfach  angewand- 
ten Gattung  sucht  man  die  große  Leitfähigkeit  der  Metallbürsten 
mit  den  Vorteilen  der  Kohlenbürsten,  die  den  Kommutator  weniger 
angreifen  und  die  zusätzlichen  Kurzschlußströme  durch  einen  höheren 
Übergangswiderstand  herabdrücken,  zu  verbinden.  Verschiedene 
Arten  dieser  Bürsten:  Endruwcit,  Ringsdorff  und  Bronskol 
wurden  eingehend  im  Band  I,  S.  338  beschrieben. 

Bürstenhalter.  Der  Bürstenhalter  ist  ein  sehr  wichtiger  Kon- 
struktionsteil der  Dynamomaschine.  Die  hauptsächlichsten  Be- 
dingungen, die  ein  guter  Bürstenhalter  erfüllen  soll,  sind  folgende: 

1.  Für  die  Ableitung  des  Stromes  zum  Bürstenstift  muß  ein 
guter  Kontakt  vortanden  sein. 

2.  Der  Auflagedruck  muß  leicht  und  gut  regulierbar  sein. 

3.  Die  Bürste  muß  nachstellbar  sein,  oder  sie  darf  durch  die 
Abnutzung  ihre  Stellung  zum  Kommutator  nur  wenig  oder 
gar  nicht  verändern. 

4.  Der  Bürstenhalter  soll  bei  Erschütterungen  der  Maschine 
nicht  in  Vibration  gelangen. 
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5.  Die  Bürsten  und  der  Bürstenhalter  müssen  leicht  auf-  und 
abmontiert  werden  können. 

6.  Der  Bürstenhalter  muß  möglichst  geräuschlos  arbeiten. 

Als  weitere  Bedingungen,  die  in  gewissen  Fällen  hinzukommen 
und  zweckmäßig  sind,  können  noch  genannt  werden: 

7.  Es  soll  jede  Bürste  einzeln  vom  Konmiutator  abgehoben 
werden  können. 

8.  Es  soll  jede  Bürste  für  sich  auf  dem  Kommutator  etwas 
verstellt  werden  können. 

9.  Bei  Bürstenhaltern  mit  beweglichen  Kohlen  ist  darauf  zu 
achten,  daß  die  Kohle  durch  die  Hülse  des  Halters  eine 
ruhige  und  sichere  Führung  erhält. 

Von   den   zahlreichen   Konstruktionen   sollen   hier   nur  einige 
typische  Beispiele  angeführt  werden. 


Fig.  84. 


Fig.  85. 


Fig.  84  bis  86  stellen  Bürstenhalter  für  Metallbürsten  dar. 

Bei   den   Konstruktionen  Fig.  84  und  85  ist   das  Klemmstück 

durch  eine  aus  mehreren  Lagen  dünnem,  hart  gewalztem  Messing- 


Fig.  86.     E.-G.  Alioth,  Basel. 

blech  bestehende  Feder  direkt   mit   der  Hülse,   welche  die  Bürste 
trägt,  verbunden. 
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In  Fig.  86  ist  eine  Feder  aus  Stahl-  oder  hartem  Kupferblech 
angewandt. 

Für  Turbogeneratoren  muß  der  Melallbürstenhalter  in  allen 
Teilen  mit  besonderer  Sorgfalt  durchgebildet  werden. 


Fig.  87  a  zeigt  ein  Beispiel  eines  solchen  Bürstenhalters.  Die 
Klemmbüchse  wird  mittelst  der  Schraube  Ä  auf  dem  Stift  festge- 
klemmt. Der  Teil  B  der  Klemmbüchse  ist  in  einem  Scharnier  drehbar 
und  kann  aufgeklappt  werden,  so  daß  der  Halter  leioht  auf  den  Stift 
montiert  werden  kann,  wenn  der  Stift  auf  beiden  Seiten  vom  Bürsten- 
träger gefaßt  wird.  Um  den  Stift  C  sind  unabhängig  voneinander 
gelagert:  die  Wangbleche  D,  die  Klemmbüchse  und  das  Stück  E^ 
welches  die  Feder  F  trägt.  Die  Feder  F  legt  sich  gegen  einen 
Stift  G  und  preßt  so  die  Bürste  an.  Der  Druck  der  Feder  kann  mittelst 
der  Schraube  H  geregelt  werden.  Um  eine  genaue  Einstellung  der 
Bürste  zu  ermöglichen,  ist  sie  in  einem  Stück  K  gefaßt,  welches 
sich  durch  Drehung  der  Schraube  L  verschieben  läßt.  Da  sich  bei 
großen  Kommutatorgeschwindigkeiten  die  Bürsten  schnell  abnützen, 
ist  ein  leicht  und  genau  vorzunehmendes  Nachstellen  erforderlich. 
Namentlich  die  negativen  Bürsten  zeigen,  wahrscheinlich  infolge  der 
Wanderung  der  Metalljonen  in  der  Richtung  des  Stromes,  eine 
rasche  Abnützung. 
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Ein  weiteres  Beispiel  gibt  Fig.  87  b.  Der  Knopf  zum  Nach- 
steUen  der  Bürste  ist  isoliert,  so  daß  auch  während  des  Betriebes 
ein  Einstellen  der  Bürsten  möglich  ist. 
Der  Halter  ist  von  einer  Schutzkappe 
aus  Isolierstoff  überdeckt. 

Die  Bürstenhalter  für  Kohlen- 
bürsten können  wir  einteilen  in: 

1.  diejenigen,  bei  welchen  die 
Kohle  in  einem  Teil  des  Halters 
befestigt  und  mit  diesem  be- 
weglich ist; 

2.  diejenigen,  bei  welchen  die 
Kohle  ganz  für  sich  beweglich 
ist  und  der  Halter  nur  als 
Ftlhrung  dient; 

3.  die  Reaktionsbürstenhalter. 

Zur  ersten  Gattung  gehören  die 
Bürstenhalter  nach  Fig.  88  bis  92. 

Fig.  88  zeigt  einen  Bürstenhalter 
derCompagnie  de  Tlndustrie  Elec- 
trique  et  M^canique,  Genf. 

Die  seitlichen  Teile  C  bestehen  aus  galvanisiertem,  gestanztem 
Eisenblech,  die  Kohle  wird  dazwischen  geklemmt.  Die  Strom- 
ableitung  muß  durch  ein  Kupferblech  D  unterstützt  werden. 


Fig.  87  b.     Maschinenfabrik 
Oerlikon. 


Fig.  88.     Comp,  de  Plndustrie 
Electrique  et  Möcanique,  Genf. 


Fig.  89.     Gesellschaft  für  Elektr. 
Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 


In  Fig.  89  ist  ein  Bürstenhalter  der  Gesellschaft  für  Elek- 
trische Industrie,  Karlsruhe  i.  B.  dargestellt. 

Die  Kohle  wird  von  einem  Messingklotz  Ä  gefaßt  und  hierin 
mittelst  einer  Schraube  festgepreßt.    Der  Klotz  ist  beiderseits  durch 
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Messingbleche  mit  der  Büchse  -B,  welche  sich  um  den  Bürstenstift 
legt,  verbunden.  Die  Bürste  wird  durch  eine  Blattfeder  aus  Messing- 
blech angepreßt.  Um  eine  sichere  Stromabfuhr  zu  erhalten,  ist  die 
Büchse  B  mittelst  eines  Kabels  an  den  Klotz  Ä  angeschlossen.  Der 
obere  Teil  der  Bürste  ist  verkupfert. 


Fig.  90.    Feiten  &  Guilleaume- 
Lahmeyerwerke. 


S^^^rJÄ 


Fig.  91.     Bergmann  Elektrizitäts- 
Werke,  Berlin. 


Fig.  90  zeigt  eine  Konstruktion  der  Feiten  &  Guilleaume- 
Lahmeyerwerke,  Frankfurt  a.  M. 

Das  Besondere  dieses  Bürstenhalters  ist  die  Anordnung  der 
Feder.  Diese  ist  so  gelagert,  daß  bei  einer  großen  Länge  der  Feder 
und  dadurch  erzielter  gleichmäßiger  Anpressung  ein  kleiner  Ab- 
stand von  der  Bürste  bis  zum  Drehpunkt  erhalten  wird.  Hierdurch 
wird  die  Stabilität  gefördert  und  die  Abmessungen  der  beweglichen 
Teile  fallen  kleiner  aus. 

Bei  den  erwähnten  Haltern  ändert  die  Bürste  etwas  ihre  Lage 
zum  Kommutator  infolge  ihrer  Abnutzung. 

Bergmann  &  Co.  vermeiden  das  durch  Anordnung  einer 
Parallelführung,  wie  Fig.  91  darstellt. 

Eine     ähnliche     An- 
ordnung    zeigt    Fig.  92. 
Die   Parallelführung  wird 
hier    durch   zwei   Federn 
gebildet,      welche      auch 
den    Strom    führen.     Zur 
&zielung     des     erforder- 
lichenAnpressungsdruckes 
der  Kohle   ist   noch   eine 
dritte    Feder    da,    deren 
Spannung  geregelt  werden 
kann.    Die  Kohle  ist  einfach  gegen  den  Halter  geschraubt. 
Zur  zweiten  Gattung  gehören  die  Fig.  93  bis  97. 
Die  Konstruktion  Fig.  93  ist  von  den  Ateliers  de  Construc- 


Fig.  92.     Western  Electric  Company. 
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tions  Electriques   de   Charleroi.     Die  bewegliche   Kohle   wird 
durch  einen  Metallschuh  gefaßt  und   leitend  mit   dem  Klemmstück 


Fig.  93.   Ateliers  de  Gonstmc- 
tions  Electriques  de  Charleroi. 


Fig.  94.     Aktiengesellschaft  Brown, 
Boveri  &  Co., 


verbunden.  Der  Hebel,  welcher  sich  auf  die  Kohle  legt,  wird 
mittelst  einer  Spiralfeder  auf  die  Kohle  gepreßt.  Der  Feder- 
druck  kann  dadurch  reguliert 

werden,  daß  das  Federende  in 
verschiedene  Einschnitte  des 
Hebels  eingelegt  wird. 

Rg.  94  zeigt  eine  Ausfüh- 
rung der  Aktiengesellschaft 
Brown,  Boveri  &  Co.  Die 
Konstruktion  ist  aus  der  Zeich- 
nung leicht  zu  erkennen.  Der 
Halter  besteht  aus  Rotguß. 

Einen  ähnlichen  Bürsten- 
halter zeigt  Fig.  95. 

Die  große  Blattfeder  er- 
möglicht eine  sehr  feine  Re- 
gulierung  des   Bürstendruckes. 

Fig.  96  veranschaulicht 
einen  Halter  der  Siemens- 
Schuckertwerke.  Es  sind 
hier  zwei  Kohlen  in  einem 
Halter  angeordnet.  Die  vor- 
dere Bürste  ist  in  der  Betriebs- 
stellung    gezeichnet,    während 


Fig.  95. 
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Fig.  96.    Siemens-Schuckertwerke. 

verschiedene   Einschnitte   der   Mutter 
Spannung  der  Feder  reguliert  wird. 


bei  der  hinteren  der  Hebel- 
arm zur  Entfernung  der 
Kohle  aufgeklappt  ist.  Die 
Auswechselung  der  Kohle  ist, 
wie  hieraus  ersichtlich,  in 
einfacher  Weise  möglich. 

Die  Maschinenfabrik 
Oerlikon  baut  einen  Halter 
nach  Fig.  97.  Es  sind  hier 
drei  Kohlen  direkt  neben- 
einander in  einem  Halter 
gelagert.  Sie  werden  durch 
je  eine  Blattspiralfeder  an- 
gepreßt Die  Federn  sind  in 
Muttern  befestigt,  welche 
drehbar  um  den  Bolzen  a  ge- 
lagert sind.  Der  Stift  h  ist 
in  diesem  Bolzen  fest  und 
kann  durch  Drehung  und 
Verschiebung  der  Mutter  in 
gelegt  werden,    wodurch  die 


Fig.  97.     ^Vlaschinenfabrik  Oerlikon. 

Zur     Gattung     der    Reaktionsbürstenhalter    gehören    die 
Bürstenhalter  nach  Fig.  98  und  99.     Diese  Bürsten  werden  nur  auf 
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einer  Seite  geführt.     Sie  werden  gegen  diese  Seite  gepreßt  mittelst 

eines  Hebels,    der  durch   eine  Feder   gespannt   wird.     Die  Kohlen 

müssen  an  der  Fläche,  wo  sie  sich 

gegen   den  Halter   legen,    schwer 

verkupfert  sein.    Der  obere  Winkel 

der   Bürste   soll    45^,    der   untere 

60^  sein.    Der  Abstand  der  Halter 

bis  zum  Kommutator  (in  Fig.  980) 

soll    möglichst    klein    sein.      Die 

Drehung   des   Kommutators  kann 

nach  beiden  Seiten  erfolgen,  jedoch 

bewährt    sich    die    eingezeichnete 

Drehrichtung  am  besten. 

Fig.  99  zeigt  eine  Ausführung 
eines  Beaktionsbürstenhalters  der 

Ganz'schen  Electricitäts  Actien-Gesellschaft.     Konstruktion 
und  Wirkungsweise  sind  aus  der  Zeichnung  leicht  zu  erkennen. 


Fig.  98. 


r^^^ 


Fig.  99.    Ganz'sche  Electricitäts  Actien-Gesellschaft. 


Eine  kombinierte  Bürste  ist  in  Fig.  100  abgebildet.  Die 
Kohle  K  bildet  die  ablaufende  Bürstenspitze  und  sitzt  unmittelbar 
hinter  der  Kupfergewebebürste.  Der  Kohlenhalter  ist  so  konstruiert, 
daß  er  an  jedem  Kupferbürstenhalter  gleicher  Breite  ohne  weiteres 
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angebracht  werden  kann. 
Der  ganze  Halter  ist  auf 
einem  Blech  0  befestigt, 
welches  an  Stelle  des  Bei- 
lageblechs zu  der  Kupfer- 
btirste  in  den  Kupfer- 
bürstenhalter eingescho- 
ben und  hier  festgespannt 
wird.  Um  der  Kohle 
besseren  Halt  zu  geben, 
ist  das  Blech  seitlich  um 
die  Kupferbürste  umge- 
'^*       '  bogen.     Die  Kohle  selbst 

wird  mittelst  der  Spiralfeder  F  auf  den  Kommutator  gepreßt. 


20.  Borstenträger  und  Stromableitungen. 

Bei  allen  Motoren  mit  veränderlicher  Drehrichtung,  also  ins- 
besondere bei  Straßenbahnmotoren,  werden  die  Bürsten  in  fester 
Stellung  und  zwar  in  der  geometrisch  neutralen  Zone  angebracht. 
Haben  wir  dagegen  nur  eine  Drehrichtung,  so  ist  es  namentlich 
bei  größeren  Maschinen  zweckmäßig,  die  Bürsten  verstellbar  an- 
zuordnen, damit  sowohl  hinsichtlich  der  Funkenbildung  als  der 
Obergangsverluste  die  günstigste  Bürstenstellung  aufgesucht  werden 
kann,  die  sich  zwar  annähernd,  aber  nicht  mit  erwünschter  Ge- 
nauigkeit und  Leichtigkeit  vorausberechnen  läßt. 


Fig.  101. 


Fig.  103. 


In  den  meisten  Fällen  wird  gefordert,  daß  die  Bürsten  in  der 
einmal  eingestellten  Lage  für  alle  Belastungen  ohne  schädliche 
Funkenbildung  bleiben  können. 

Die  Bürstenstifte  sind  mit  dem  eigentlichen  Bürstenträger  isoliert 
verbunden.  Einige  Arten  dieser  Isolierung  sind  in  den  Fig.  101 
bis  103  dargestellt.  Bei  höheren  Spannungen  ist  auf  eine  gute 
Oberflächenisolierung  Bedacht  zu  nehmen,  indem  man  die  Isolier- 
scheiben über  dem  gußeisernen  Träger  hervorstehen  und  die  Isolier- 
hülsen wie  in  Fig.  102  und  103  einander  übergreifen  läßt.  Die 
Stärke  der  Isolierhülsen  und  Scheiben  beträgt  5  bis  15  mm. 
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Als  Isolierstoff   wird   gepreßtes  Papier,  Holz,    Fiber,  Stabilit, 
Megohmit  usw.  verwendet  — 


Fig.  104.     Siemens-Schuckertwerke. 


Fig.  105.     E.-A.-G.  vorm. 
Kolben  &  Co.,  Prag. 


Bei   kleineren  Maschinen   wird   der  Büi'stenträger   gewöhnlich 
auf  der  Lagerhtilse  drehbar  angeordnet,  wie  Fig.  104  zeigt.    Diese 

Anordnung  hat  den  Nachteil,  daß  bei 
einem  geteilten  Lager  der  obere  Lager- 
deckel erst  entfernt  werden  kann,  wenn 
der  Bürstenträger  abgenommen  ist.  — 
Dieser  Übelstand  ist  in  den  Fig.  105 
bis  107  vermieden.     In  Fig.  105  dreht 


Fig.  106.   E.-G.  AliotOi,  Basel. 


Fig.  107. 
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sich  der  Bürstenträger  in  einer  im  Lagerkörper  eingedrehten  Filh- 
rung,  und  in  Fig.  106  und  107  ist  an  dem  Lagerkörper  eine  be- 
sondere zylindrische  Führung  für  den  Bürstenträger  angeschraubt. 

Während  in  Fig.  104  und  105  die  Verstellung  der  Bürsten 
direkt  von  Hand  und  die  Arretierung  durch  einen  Handgriff  mittelst 
einer  Schraube  erfolgt,  dient  in  Fig.  106  ein  kleines  Rad  B,  das  in 
ein  Radsegment  eingreift,  zur  Verdrehung  des  Bürstenhalters. 

Um  den  Strom  abzuleiten,  werden  alle  positiven  und  alle  ne- 
gativen Stifte  mit  je  einem  Sammelring,  in  den  Figuren  mit  S  be- 
zeichnet, leitend  verbunden.  Von  diesen  Sammelringen  führen 
flexible  Leitungen  zu  feststehenden,  isolierten  Klemmen,  die  ent- 
weder an  der  Maschine   selbst  oder  am  Fundament  befestigt  sind. 


Fig.  108.     A.  E..G.,  Berün. 


Fig.  109.     Maschinenfabrik  Oerlikon. 


Während  in  Fig.  107  die  Sammelringe  mit  der  Befestigung  der 
Bürstenstifte  in  einem  kastenförmigen  Raum  des  Bürstenträgers 
untergebracht  sind,  ist  in  Fig.  108  für  die  Sammelringe  ein  be- 
sonderer Schutz  vorgesehen.  Die  erste  Anordnung  hat  den  Vorzug, 
daß  auch  die  Verbindungen  von  den  Stiften  zu  den  Sammelringen 
geschützt  sind. 

Anstatt  jeden  Bürstenstift  einzeln  zu  isolieren,  können  nach 
einer  Konstruktion  der  Maschinenfabrik  Oerlikon  alle  positiven 
und  alle  negativen  Stifte  ohne  Isolierung  in  je  einen  gemeinsamen 
Ring  S  eingesetzt  werden,  wie  Fig.  109  darstellt.  Die  Ringe 
dienen  dann  gleichzeitig  als  Sammelringe;  sie  sind  isoliert  mit  einem 
dritten  Ringe  T  verbunden,  der  auf  einer  Hülse  drehbar  angeordnet 
wird.  Diese  Anordnung  eignet  sich  besonders  für  niedrige  Span- 
nungen   und    große  Stromstärken.     In  letzterem  Falle   werden    die 
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Sammelringe  aus  Rotguß  hergestellt,    sie   können   jedoch  auch  aus 
Gußeisen  bestehen. 

Fig.  110  zeigt  einen  Bürstenhalter,  welcher  auf  dem  Lager 
befestigt  ist  und  die  Bürstenstifte  an  beiden  Enden  faßt.  Bei 
längeren  ßürstenstiften  ist  eine  Befestigung  des  Stiftes  an  beiden 
Enden  der  Stabilität  wegen  geboten. 


Fig.  110. 


Gesellschaft  für  Elektr.  Industrie, 
Karlsruhe  i.  B. 


Fig.  111. 


Bei  der  oben  besprochenen  Anordnung  der  Bürstenträger  ist 
man  namentlich  bei  einer  großen  Anzahl  von  Bürstenstiften  in  der 
Zugänglichkeit  des  Kommutators  und  der  Bürsten  etwas  behindert. 
Man  bevorzugt  daher  vielfach  die  aus  Amerika  stammende  Kon- 
struktion, bei  der  der  Bürstenträger  vom  Joche  aus  festgehalten  wird. 

In  Fig.  111  ist  eine  Konstruktion,  wie  sie  in  dieser  und  ähn- 
licher Form  vielfach  im  Gebrauch  ist,  dargestellt.  —  Jeder  Bürsten- 
stift B  sitzt  in  einer  Gabel,  die  isoliert  mit  dem  gußeisernen  Ringe  B 
verbunden  ist.  Der  Ring  ist  in  Konsolen  C,  die  am  Joch  J  an- 
geschraubt sind,   drehbar   gelagert   und    kann    durch  ein  Handrad 

Arnold,  Gleichstrommascbine.   II.   2.  Aufl.  5 
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verstellt  werden.  Die  Gabeln  werden  abwechselnd  mit  den  Sammel- 
ringen S^  und  S^  verbunden. 

Fig.  112  zeigt  eine  Konstruktion,  bei  welcher  die  Sammel- 
schienen ganz  geschützt  angeordnet  sind. 

Die  Anordnung  Fig.  113  ist  dadurch  bemerkenswert,  daß  der 
Bürstenring  durch  Rollen  geführt  wird.  Es  sind  fünf  Paar  Rollen 
am  Umfang  vorhanden.  Tafel  II  zeigt  die  ganze  mit  diesem 
Bürstenhalter  ausgestattete  Maschine. 


Fig.  112.     Ateliers  de  Constr. 
Electr.  de  Charleroi. 


Fig.  113.     Gesellschaft  für  Elektr. 
Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 


Fig.  114  gibt  das  Bild  einer  Maschine  der  Westinghouse 
Electric  and  Mfg.  Co.,  aus  dem  die  Anordnung  des  Bürsten- 
trägers und  der  Bürsten  und  die  freie  und  leicht  zugängliche  Lage 
derselben  deutlich  ersichtlich  ist.  Der  Bürstenträger  ist  hier  in 
einer  Eindrehung  des  Joches  gelagert  und  mittelst  Schnecke  und 
Zahnradsegmentes  durch  ein  in  der  Figur  sichtbares  Handrad  drehbar. 

Bei  Turbogeneratoren  ordnet  man  den  Bürstenhalter  öfters 
als  besonderen  Ständer  auf  dem  Fundaraentrahmen  an.  Beispiele  für 
derartige  Konstruktionen  werden  bei  der  Besprechung  dieser  Ma- 
schinen gegeben. 

Fig.  115  zeigt  eine  Von'ichtung  zum  gleichzeitigen  Abheben 
aller  Bürsten  eines  Stiftes.    In  der  Betriebsstellung  wird  die  Mutter  B 
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angespannt  und  hierdurch  der  Halter  fest  um  den  Bürsten  bolzen  E 
geklemmt.     Die  Lage  dieses  Bolzens  wird  fixiert  durch  die  Klinke  D, 


Fig.  114.     Westinghouse  Electric  and  Mfg.  Co.,  Pittsburg. 


welche  sich  in  einen  Einschnitt  des  mit  dem  Bürstenstifte  fest  ver- 
bundenen Hebels  A  legt.  Will  man  die  Bürsten  abheben,  so  löst 
man  die  Schraubenmutter  J5,  legt  den  Bolzen  F  nach  oben  in  die 

5* 
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Fig.  115.     Elektrizit&ts  -  Gesellschaf t  Alioth. 

Schelle  C  und  klappt  die  Klinke  D  zurück.  Mittelst  des  Hebels  Ä 
kann  dann  der  Bürstenstift  gedreht  werden  und  das  Abheben 
der  Bürsten  erfolgen. 
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Die  Ankerwicklung. 

21.  Konstruktion  von  Ringankem.  —  22.  Trommelanker  mit  von  Hand 
ausgeftihrter  Drahtwicklung.  —  23.  Trommelanker  mit  Draht wicklung  aus 
Formspulen.  —  24.  Trommelanker  mit  Stabwicklung.  —  25.  Befestigung  der 
Wicklung.  —  26.  Verbindung  der  Ankerdrähte  mit  dem  Kommutator.  —  27.  An- 
ordnung der  Äquipotentialverbindungen.  —  28.  Querschnitt  und  Anzahl  der 
Äquipotontialverbinduiigen. 

21.  Konstruktion  von  Ringankern. 

Fig.  116,  117  und  118  zeigen  einen  Anker  mit  Grammewick- 
lung der  Maschinenfabrik  Oerlikon.  Er  gehört  zu  einer  vier- 
poligen Maschine  von  40  KW  liCistung  bei  570  Volt,  70  Ampere 
und  700  Touren  pro  Minute. 


Fig.  116.     Maschinenfabrik  Oerlikon. 
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Fig.  117  uii«l  118.     Ringaiiker  der  Maschinenfabrik  Ocrlikon. 
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Aiikerdurchmesser 

.     53,0  cm 

Eisenlänge  .     .     . 

36,0   „ 

Eisenhöhe    .     .     . 

9,2    „ 

Drahtzahl     .     .     .     , 

960 

Drahtdurchmesser 

2,6  mm 

Trommelanker  mit  von  Hand  ausgeführter  Drahtwicklung.  71 

Die  Hauptabmessungen  der  Maschine  sind  folgende: 

Kommutatordurchmesser  34,0  cm 
Nutzbare  Länge.     .     .     14,0   „ 
Lamellenzahl       ...      160 

Polbogen 30  cm 

Feldbohrung  ....  54,8  „ 
Die  Drähte  sind  am  äußeren  Umfange  des  Ringes  in  zwei  und 
am  inneren  Umfange  in  sechs  Lagen  gewickelt.  Am  inneren  Um- 
fange sind  die  Spulen  durch  eingelegte  Fiberstege  voneinander 
getrennt.  Die  Seitenflächen  des  Ringes  sind  mit  Hartholzringen, 
welche  an  dem  Armaturstenie  festgeschraubt  und  deren  Kanten 
gut  abgerundet  sind,  bedeckt.  Die  Papierisolierung  am  äußeren 
und  inneren  Umfange  überdeckt  diese  Holzringe  auf  ein  kurzes 
Stück.  Die  Lamellen  sind  aus  hartgezogenem  Profilkupfer  her- 
gestellt und  mit  den  Armaturdrähten  verlötet. 

22.  Trommelanker  mit  von  Hand  ausgeführter  Drahtwicklung. 

Hinsichtlich  der  Art  der  Ausführung  lassen  sich  die  Trommel- 
anker in  zwei  Gruppen  einteilen,  und  zwar  in  solche  mit  Draht- 
wicklung und  in  solche  mit  Stabwicklung. 

Die  Drahtwicklungen  kann  man  nach  der  Art  der  Herstellung  in 
zwei  Gruppen  teilen :  1.  Handwicklungen,   2.  Schablonen  Wicklungen. 

Bei  der  Handwicklung  wird  direkt  auf  die  Trommel  ge- 
wickelt. Sie  verschwindet  immer  mehr,  die  meisten  Fabriken  wen- 
den sie  nur  noch  bei  zweipoligen  Ankern  an,  aber  auch  hier  findet 
man  vielfach  Schablonenwicklung. 

Es  werden  bei  der  Handwicklung  gewöhnlich  mehrere  Spulen- 
seiten in  eine  Nut  gewickelt.  Für  die  Handwicklung  ermöglichen 
zwei  oder  vier  Spulenseiten  in  einer  Nut  die  beste  Anordnung  der 
Spulenköpfe. 

In  Fig.  119  ist  eine  Wicklung  mit  14  Spulen  und  14  Nuten, 
also  mit  zwei  Spulenseiten  in  einer  Nut  dargestellt.  Die  Spulen- 
anfänge sind  mit  1,  2,  3  usf.  und  die  Enden  mit  l',  2',  3'  usf.  be- 
zeichnet; es  ist  dann  das  Ende  der  einen  Spule  mit  einer  Lamelle 
und  dem  Anfange  der  folgenden  Spule  zu  verbinden.  Wir  erhalten 
also,  wenn  K  eine  Lamelle  bedeutet,  das  Verbindungsschema' 

(1  — l')-^i  — (2  — 2')  — -K^— (3-3')  — ^8  — (4  — 4')  — -^4  usf. 

Um  eine  möglichst  symmetrische  Lage  der  Drahtbündel  und  ein 
schönes  Aussehen  der  Wicklung  zu  erhalten,  werden  die  Spulen 
paarweise  gewickelt  und  zwar  ohne  Kreuzung  der  Drähte  eines 
Paares. 
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Die  Spulenpaare  werden  in  der  Reihenfolge  I,  II,  III  usf.  ge- 
wickelt, und  zwei  aufeinander  folgende  Paare  bilden  einen  Winkel 
von  90^  oder  nahezu  90^ 


Fig.  1 19.  Symmetrische  Verteilung  der  Wicklung  auf  den  Stirnflächen  des  Ankers. 

Man  wickelt  also  zuerst  die  Spule  1  —  l',  welche  in  der  Figur 
aus  3  Windungen  besteht,  dann  8'  —  8,  ferner  4  —  4',  dann  11' — 11 


Fig.  120.     Ankerwicklung  nach  dem  Schema  Fig.  119. 

usf.  und  läßt  die  Enden  frei  vorstehen.  Wenn  alle  Spulen  ge- 
wickelt sind,  können  die  Verbindungen  der  Spulen  mit  dem  Kom- 
mutator hergestellt  werden. 

In   der  Fig.  119   sind    dieselben   der  Deutlichkeit  wegen  nach 
außen  verlegt. 
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In  Fig.  120  ist  ein  zweipoliger  Anker  abgebildet,  dessen  Drähte 
nach  dem  Schema  Fig.  119  in  Nuten  gewickelt  sind. 

Ein  Verfahren  für  zweipolige  Anker,  welches  der  fertigen 
Wicklung  ebenfalls  ein  gutes  Aussehen  gibt,  ist  in  Fig.  121  dar- 
gestellt. 


Fig.  121.     Wicklung  mit  über  den  Anker  zurückgelegten  Endverbindungen. 

Diese  Wicklungsart  entspricht  dem  Schema  Fig.  103,  S.  97,  Bd.  I. 
Bezugnehmend  auf  diese  Figur  wird  die  Wicklung  so  ausgeführt, 
daß  von  der  Lamelle  a  ausgehend,  die  Spulenseite  1  längs  der 
entsprechenden  Nut  auf  die  hintere  Ankerseite  geführt  wird,  woselbst 
die  Hälfte  des  Schrittes  1 — 8  zurückgelegt  wird.  In  ähnlicher  Weise 
wird  mit  den  Spulenseiten  3,  5  usf.  verfahren,  bis  alle  mit  ungeraden 
Nummern  versehenen  Spulenseiten  in  die  entsprechenden  Nuten  ein- 
gelegt sind.  Es  werden  dabei  die  auf  der  hinteren  Ankerseite  vor- 
stehenden Enden  der  Spulenseiten  auf  einen  auf  die  Welle  aufge- 
schobenen Holzring  gelegt,  der  später  entfernt  wird.  Der  durch 
die  halben  Wicklungsschritte  gebildete  Wicklungskopf  wird  jetzt 
mit  einer  Lage  Isolierstoffes  bedeckt  und  der  Reihe  nach  die  zweite 
Hälfte  des  Schrittes  auf  der  hinteren  Ankerseite  ausgeführt.  Die 
mit  geraden  Nummern  versehenen  Spulenseiten  werden  längs  der 
entsprechenden  Nuten  auf  die  Kommutatorseite  gebracht  und  dort 
mit  den  Lamellen  verbunden  (z.  B.  längs  der  Nut  8,  dann  zu  La- 
melle h), 

Haben  wir  vier  Spulenseiten  in  einer  Nut,  so  ergibt  sich 
die  Anordnung  Fig.  122.  Wir  numerieren  fortlaufend  mit  1,2,  3, 
4  usf.,  die  abwechselnd  rechts  unten  und  links  oben  in  der  Nut 
liegenden  Spulenseiten.  Für  eine  Durchmesser  Wicklung  er- 
geben sich  dann  sofort  die  Lagen  der  anderen  Spulenseiten  l',  2', 
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Fig.  122.     Durchmesser  Wicklung  mit  vier 
Spulenseiten  in  einer  Nut. 


3',  4'  usf.,  welche  so  ge- 
wählt sind,  daß  die 
Drahtbündel  derselben 
Nut  sich  nicht  krenzen. 
Soll  die  Wicklung 
dagegen  als  Sehnen - 
Wicklung  ausgeführt 
werden,  so  liegen  die 
Spulenseiten  1, 2, 3, 4  usf., 
wie  Fig.  123  zeigt,  auf 
der  einen  Seite  und  die 
Seiten  l',  2',  3',  4'  usf. 
auf  der  andern  Seite 
der  Nuten. 

Das     Verbindungs- 
schema    ist     in    beiden 
Fällen  wie  früher 
(l-l')-i^i-(2-2') 
—  iT.  —  (3  -  3')  —  ÜT, 
-(4-4')  — Ä,  usf. 
Eine   sehr   schöne   Handwicklung  (sog.  Zopfwicklung),   welche 
einer  Schablonenwicklung  gleichwertig  ist,  erhält  man  auf  folgende, 

früher  in  den  Werk- 
stätten von  Brown, 
Boveri  &  Co.  vielfach 
gebrauchte  Methode,  in- 
dem man  jede  Wick- 
lungslage für  sich  fer- 
tigstellt. Man  beginnt, 
wie  in  Fig.  124  für 
eine  Schleifenwicklung 
dargestellt  ist,  mit  der 
Wicklung  auf  der  Kom- 
mutatorseite bei  Ä  und 
legt  in  jede  Nut  eine 
Drahtlage  ÄBCy  die 
vorn  und  hinten  um 
den  halben  Wicklungs- 
scliritt  abgebogen  wird. 
Nachdem  so  die  erste 
Drahtlage  hergestellt  ist 
(in  der  Figur  von  Ä  bis  Ä'  angedeutet),  wird  sie  mit  einer  Isolier- 
schicht   bedeckt    und    über    diese    die    zweite  Drahtlage    gewickelt. 


Fiff.  123. 


Sehnenwicklun^  mit  vier  Spulen- 
seiten in  einer  Nut. 
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indem   man  die  Drähte   in    Richtung    CDÄ    zurücklegt.     Nachdem 
die   zweite   Lage   mit   einer   Isolierschicht   bedeckt   ist,    kann    die 


^m 


-v^«'  -X-, 


ü 


Fig.  124      Schema  für  Handwicklung  mit  einzelnen  Wicklungslagen. 

dritte   ebenso  wie  die  erste  und  eine  vierte  ebenso  wie  die  zweite 
hergestellt  werden. 


Fig.  125  a.     Ankerwicklung  nach  dem  Schema  Fig.  124  in  unfertigem  Zustande. 
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Diese  Wicklung  wird  für  4,  8  und  12  Drähte  pro  Nut,  wobei 
2  Drähte  nebeneinander  und  bezw.  2,  4,  6  Drähte  übereinander  liegen 
als  1,  2  oder  bezw.  3 fache  Zopfwicklung  hergestellt.  Auch  für  die 
Rotorwicklungen  kleiner  Drehstrommotoren  wird  sie  benutzt. 


■  •■"-.  .-     -  ^         >^    _.;-      _' ^'     ^ 

Fig.  125  b.     Nach  dem  Schema  Fig.  124  fertig  bewickelter  Anker. 


Einen  auf  diese  Art  gewickelten  Anker  in  halbfertigem  und 
fertigem  Zustande  zeigen  die  Fig.  12öa  und  125  b.  In  Fig.  125  b 
sind  die  vier  Drahtlagen  auf  der  Rückseite  deutlich  sichtbar. 

Für  mehrpolige  Anker  gelten  dieselben  eben  angegebenen 
Spulenanordnungen.  Hier  sind  jedoch  Formspulen  unbedingt  vor- 
zuziehen. 

23.  Trommelanker  mit  Drahtwicklung  aus  Formspulen, 

Mit  dem  Namen  Schablonenwicklung  oder  Wicklung  mit 
Formspulen  belegt  man  eine  solche  Wicklung,  deren  Spulen  vor 
dem  Aufbringen  auf  den  Anker  einzeln  nach  einer  Schablone  her- 
gestellt werden  und  dabei  eine  Gestalt  erhalten,  welche  sie  unver- 
ändert oder  nahezu  unverändert  auf  dem  Armaturkörper  bei- 
behalten. 

Die  Schablonenwicklung  hat  folgende  Vorteile:  erstens  kann  die 
Isolierung  der  Spulen  sehr  sorgfältig  ausgeführt  werden,  zweitens 
ermöglicht  sie  eine  billige  und  schnelle  Herstellung  der 
Wicklung  bei  Massenfabrikation,  drittens  erhalten  alle  Spulen 
gleiche  Windungslängen  und  eine  gleiche  Lage  auf  dem  Anker, 
was  eine  funkenfreie  Kommutation  begünstigt,  viertens  kühlen 
sich  Schablonenwicklungen  besser  ab  als  Handwicklungen,  bei 
denen  die  Spulenköpfe  einen  festen  Knäuel  bilden,  und  fünftens 
können  bei  Beschädigung  der  Wicklung  einzelne  Spulen  gegen 
neue  ausgewechselt  werden. 


Digitized  by 


Google 


Trommelanker  mit  Drahtwicklung  aus  Formspulen. 


77 


Für  die  Herstellung  der  Formspulen  gibt  es  verschiedene  Ver- 
fahren, die  gebräuchlichsten  sind  nachfolgend  beschrieben. 

Erstes  Verfahren.  Die  Herstellung  einer  Formspule  wird  am 
einfachsten,  wenn  die  Spulenseiten  in  zwei  Lagen  übereinander 
liegen  und  Mantelwicklung  gewählt  wird. 

In  Fig.  126  a  ist  ein  Teil  einer  sechspoligen  Wicklung  mit 
40  Nuten,  40  Spulen  und  y^  =  1 3  dargestellt.  Die  Spulenseite  A 
liegt  in  der  oberen  und  die  Seite  B  in  der  unteren  Hälfte  der  Nut. 
Denken  wir  uns  die  Spule  aus  dem  Anker  herausgehoben  und  so 
zusammengedrückt,  daß  B  unter  A  zu  liegen  kommt,  so  erhält  sie 
die  Form  Fig.  126  b  und  c,  es  läßt  sich  daher  folgendes  Verfahren 
für  die  Herstellung  der  Spulen  anwenden. 


Fig.  126.    Mit  Scherenschablone  hergestellte  Formspule. 

Der  Draht  wird  von  einem  Haspel  auf  einen  um  den  Punkt  0 
drehbaren  Rahmen  (Schablone)  aufgewickelt,  bis  die  erforderliche 
Windungszahl  erreicht  ist.  Werden  zwei  oder  mehr  Drähte  parallel 
geschaltet,  so  sind  diese  gleichzeitig  aufzuwickeln.  Nun  werden 
die  Drähte  gewöhnlich  durch  schmale  Bleistreifen  an  mehreren 
Stellen  in  ihrer  gegenseitigen  Lage  festgehalten. 

Werden  jetzt  die  Seiten  A  und  B  der  Spule  seitlich  auseinander 
gezogen,  so  entsteht  die  im  Grundriß  {AdB)  dargestellte  Form.  Zu 
diesem  Auseinanderscheren  der  Spule  kann  eine  besondere  Vor- 
richtung benutzt  werden.  Eine  solche  Vorrichtung  ist  z.  B.  im 
Engl.  Patent  7373  vom  Jahre  1900  von  W.  Langdon-Davies  und 
A.  So  an  es  beschrieben.  Die  innere  Spulenseite  B  wird  dabei  fest- 
gehalten und  die  Seite  A  auf  einem  Kreisbogen,  dessen  Radius 
gleich  dem  Ankerdurchmesser  ist,  um  die  Spulenweite  gegen  B 
verschoben,  wodurch  die  Seiten  A  und  B  zugleich  die  richtige 
radiale  Stellung  erhalten. 
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Einfacher  und  leistungsfähiger  wird  das  Verfahren,  wenn  das 
Aufwickeln  und  Auseinanderscheren  der  Spule  mit  derselben 
Schablone  erfolgt. 

Die  Schablone  wird  zu  dem  Zwecke  entweder  mit  Gelenken 
versehen,  welche  ein  Zusammenklappen,  und  um  die  radiale  Stellung 
der  Spulenseiten  einstellen  zu  können,  auch  ein  Verdrehen  der 
Seiten  Ä  und  B  um  ihre  eigene  Achse  gestatten,  oder  man  stellt  die 
Schablone  aus  verschiebbaren  Teilen  her.  Diese  Gelenkschablonen 
und  Scherenschablonen  sind  vielfach  im  Gebrauch. 


Fig.  127.     Scheren  Schablone  während  des  Wickeins  einer  Spule. 

Eine  Scherenschablone  ist  in  Fig.  127  und  128  dargestellt. 
In  der  in  Fig.  127  angegebenen  Stellung  wird  die  Spule  gewickelt, 
indem  der  ganze  Mechanismus  in  dem  Ständer  Ä  drehbar  ist. 
Nachdem  die  Spule  gewickelt  ist,  wird  die  Rinne  -B,  in  welcher 
sich  die  eine  Seite  der  Spule  befindet,  ausgezogen  und  man  erhält 
die  in  Fig.  128  dargestellte  Stellung.  Aus  dieser  Figur  ist  gut 
ersichtlich,  wie  durch  das  Auseinanderspreitzen  der  Hebel  C  und  D 
die  Spule  die  richtige  Form  erhält. 
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Solange  eine  Spule  aus  wenigen  Windungen  besteht  und  der 
Ankerdurchmesser  groß  ist,  ist  bei  der  Formgebung  der  Spule  eine 
besondere  Rücksicht  auf  die  radiale  Stellung  der  Spulenseiten  nicht 
erforderlich,  bei  kleinen  Ankerdurchmessern  und  vieldrähtigen 
Spulen  ist  das  jedoch  unerläßlich^  wenn  der  Nutenraum  gut  aus- 
genutzt werden  soll. 

Eine  Scherenschablone,  welche  die  durch  den  Winkel  «(Fig.  126) 
bestimmte  radiale  Stellung  der  Nuten  berücksichtigt,  ist  in  Fig.  129 
skizziert. 


fr  ^D 

Fig.  128.     Scherenschablone  in  auseinandergespreiztem  Zustande. 


J5i  und  B^  sind  hölzerne,  in  Eisen  gefaßte  Backen,  deren  Ein- 
schnitte genau  dem  Wicklungsraum  einer  Spule  entsprechen  und 
deren  Länge  und  Neigung  gleich  der  Länge  und  Neigung  der 
Nuten  sind,  in  die  die  Spule  zu  liegen  kommt. 

Einer  dieser  Backen,  der  obere  -B^,  ist  fest  auf  die  Stirnseite 
eines  Eisenzylinders  A  aufgesetzt,  der  seinerseits  in  einem  Lager 
gedreht  und  nach  vorn  und  hinten  verschoben  werden  kann.  Dieser 
Zylinder  dient  beim  Aufspulen  des  Drahtes  als  Achse. 
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Der  zweite  Backen  B^  ist  an  einem  Flacheisenstab  F  befestigt, 
der  in  einer  Führung  des  Zylinders -4  verschiebbar  ist.    Ist  2^  ganz 
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Fig.  129.     Scheren  Schablone.« 

hinein  gestoßen,   so  liegen  beide  Holzbacken  knapp  übereinander; 
dies  ist  die  Stellung  a  beim  Aufspulen  des  Drahtes. 

Der  Draht  steht  um  die  Länge  eines  Spulenkopfes  zu  beiden 
Seiten  über  die  Holzbacken  vor  und  wird  mittels  zweier  auf  einem 


Fig.  130. 
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Stabe  S,    der  in  Fig.  129  b  im  Querschnitt  sichtbar  ist,    verschieb- 
barer Stifte  N  eingestellt.     Der  Querstab  S  steht  auf  beiden  Seiten 
der  Holzbacken  um  so  viel  vor,    daß  jede  gewünschte  Windungs- 
länge eingestellt  werden  kann.  Wenn 
die  Aufspulung  beendet  ist,    werden 
die   verschiebbaren    Stifte   N   gelöst 
und   die   Backen    B^    und   B^,    wie 
Fig.  129  b   zeigt,    von  Hand    ausein- 
ander gezogen.  Der  Querstab  S  wird 
dabei   in    einer  solchen  Lage  festge- 
halten, daß  er  in  der  Mitte  der  aus- 
einandergezogenen   Backen    B^    und 
B^  liegt. 

Durch  eine  so  hergestellte  Spule 
könnte  eine  Ebene  gelegt  werden. 
Da  die  Spule  jedoch  auf  einen  Zy- 
linder zu  liegen  kommt,  müssen  die 
Spulenköpfe  entsprechend  gebogen 
werden,  was  auf  der  Wickelbank 
selbst  durch  eine  Abwärtsbewegung 
des  Stabes  S  mit  den  Stiften  Ny  oder 
später  beim  Einlegen  der  Spulen  ge- 
schehen kann. 

Solange  eine  Spule  aus  dünnen 
Drähten  oder  aus  wenigen  Drähten 
besteht,    läßt   sich    das  Scheren    der 

Spule  leicht  ausführen,    und    dieses  Verfahren    ist    dann    das  beste 
von  allen. 

In  Fig.  130    ist   das  Bild   eines    fertigen  zweipoligen  Ankers, 
dessen    Spulen    auf   diese  Weise   hergestellt   sind,    dargestellt,    und 


Fig.  131. 


Fig.  132.     Spule  aus  Kupferband. 

Fig.  131  zeigt  eine  fertig  isolierte  zum  Einlegen  in  die  Nuten  bereite 
dreifache  Spule  eines  vierpoligen  Ankers. 

Das  beschriebene  Verfahren  ermöglicht.  Spulen  aus  Kupferband 
herzustellen  (Schweiz.  Fat.  Nr.  21731   v.  J.  1900  von  Hallet).     In 

Arnold    GleichBtrominaschine.  IL   8.  Auf  1.  6 
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Fig.  132    ist    eine   solche   aus   vier   Windungen   bestehende   Spule 
dargestellt. 

Zweites  Verfahren.  Bei  diesem  Verfahren  wird  die  Spule  nicht 
in  zusammengeklapptem  Zustande,  sondern  in  der  geforderten  Weite 
und  ohne  Kröpfung  gewickelt. 

Wird  auf  die  radiale  Stel- 
lung der  Nuten  keine  Rücksicht 
genommen,  so  erhält  die  fer- 
tige, in  einem  passenden  Rah- 
men aufgewickelte  Spule  die 
Form  Fig.  133.  Sie  wird  in 
dieser  Form  isoliert,    erst  beim 


Fig.  133. 


Fig.  134. 


Einlegen   in    die    Nut    erhält   sie    von    Hand    die    Kröpfung   und 
die  richtige  Lage. 

Diese  Herstellungsart  ist  nur  für  dünndrähtige  Spulen  möglich. 


Fig.  135.     Spule  eines  30  PS  Bahnmotors  der  Ateliers  de  Construetions 
Elcctriques  de  Charleroi  in  drei  verschiedenen  Fabrikationsstadien. 
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Zur  Erläuterung  einer  anderen  Ausführung  des  zweiten  Verfahrens 
dient  die  in  Fig.  134  dargestellte  Wicklung  des  Ankers  eines  vier- 
poligen Trambahnmotors. 

In  jeder  Nut  liegen  6  Spulenseiten  und  es  werden  drei  Spulen 
gemeinsam  gewickelt.  In  diesem  Falle  wird  das  Drahtbündel  einer 
dreifachen  Spule  so  steif,  daß  das  Auseinanderscheren  die  Umspin- 


Fig.  136.     Einbau  der  Ankerspulen  Fig.  135. 


nung  der  Drähte  gefährden  würde.  Ein  bequemes  Wickeln  der 
Spulen  wird  jedoch  erreicht,  indem  man  sie  ohne  Kröpfung  mittels 
einer  Holzschablone  in  die  durch  die  Fig.  134  b  und  134  c  darge- 
stellte Form  wickelt,  wobei  den  Spulenseiten  die  erforderliche  radiale 
Stellung  gegeben  wird.  Mit  einer  zweiten  zweiteiligen  Holzschablone 
wird  die  so  gewickelte  Spule  in  die  fertige  abgekröpfte  Form  der 
Fig.  134  a  gepreßt. 

Das  Bild  einer  solchen  Spule  in  den  drei  verschiedenen  Fabri- 

6* 
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kationsstadien,  d.  h.  uiigepreßt,  mit  eingepreßter  Kröpfung  und  mit 
Baumwollband  bewickelt,  zeigt  die  Fig.  135.  Diese  Spulen  gehören 
zu  dem  Anker  eines  30  PS  Straßenbahnmotors  der  Ateliers  de  Con- 
struetions  Electriques  de  Charleroi. 

Die   Spulen    werden    vor    dem  Einlegen    in    die    Nuten    nach 
Fig.  135  fertig  isoliert. 


Fig.  137.     Verbinden  der  Spulen  mit  dem  Kommutator. 

Die  llersiellung  der  Wicklung  und  das  Verbinden  der  Spulen 
mit  dem  Kommutator  veranschaulichen  die  Fig.  136  und  137. 
Fig.  136  zeigt  den  Zustand  der  Bewicklung,  in  welchem  eine  Seite 
der  zuerst  eingelegten  Spulen  wieder  aus  den  Nuten  herausgehoben 
ist,  damit  die  letzten  Spulen  von  der  andern  Seite  eingelegt  werden 
können. 

Zum  Kommutator  werden  erst  alle  inneren  Enden,  die  eine 
\Vickluno:slage  bilden,  geführt,  dann  mit  Isolierstoff  bekleidet 
und    darüber,    wie   Fig.  137  zeigt,    die  äußeren  Enden  der  Spulen 
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gelegt  und  mit  dem  Kommutator  verbunden;    es  erfolgt  dann  das 
Verlöten  mit  den  Lamellen. 

Drittes  Verfahren.     Die  ersten  zwei  Verfahren  lassen  sich  nicht 
mehr   anwenden,    wenn    die   Spulenköpfe   auf   den  Stirnseiten    des 


Ankers  abgebogen  werden,  wie  es  in  Fig.  138  gezeigt  ist.    Denken 
wir  uns  wiederum  die  Spule  so  zusammengedrückt,  daß  B  unter  Ä 


Fig.  109.     Plattenschablone. 

ZU   liegen    kommt,    so   entsteht  Fig.   138b.     Diese  Spule  kann  auf 
einer  sogen.  Plattenschablone  gewickelt  werden.     Diese  Schab- 


Fig.  140.     Auf  Plattenschablone  hergestellte  Spule. 
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lone,  die  in  Fig.  139  dargestellt  ist,  bestellt  aus  einer  auf  einem 
Tisch  um  eine  Achse  drehbaren  Messing-  oder  Zinkplatte,  welche 
für  die  Drahtfiihrung  entsprechende  Erhöhungen  besitzt,  so  daß  die 
Drähte  in  die  geforderte  Lage  gewickelt  werden  können.     Da  die 


Fig.  141.     Zweiteilige  Holzschablone  zum  Pressen  der  Spulen  Fig.  140. 

Schablone  drehbar  ist  und  der  Wickler,  ebenso  wie  bei  dem  früheren 
Verfahren,  nur  in  einer  Ebene  zu  wickeln  braucht,  ist  diese  Ein- 
richtung für  Massenfabrikation  ebenfalls  gut  geeignet.  Nachträg- 
lich werden  die  Spulen  in  eine  zweite  hölzerne  Schablone  (Fig.  141) 
gepreßt,  welche  ihnen  die  endgültige  Form  gibt. 

Die  Abbildung  einer 
Spule  im  zusammenge- 
klappten Zustande  und  in 
fertiger  Form  mit  der  da- 
zugehörigen zweiteiligen 
Presse  zeigen  die  Fig.  140 
und  141. 
p-     242  ^^^^  Einlegen  in  Nu- 

ten können  nun  zwei  oder 
drei  Spulen  vereinigt  und  gemeinsam  isoliert  werden,  so  daß  z.  B. 
eine  Anordnung  entsteht,  wie  sie  in  Fig.  142  für  drei  Spulen  dar- 
gestellt ist. 

Viertes  Verfahren.  Während  bei  den  bisherigen  Verfahren 
die  Spule  erst  nach  dem  Wickeln  in  die  fertige  Form  gebracht 
wurde,  wird  bei  dem  nachfolgenden  Verfahren  jeder  Draht  in  die 
endgültige  Form    der  Spule   gewickelt.     Diese   Herstellungsart    hat 
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vor   den    anderen    den  Vorzug,    daß    die   Isolation    von    stärkeren 
Drähten  mehr  geschont  wird. 

Hierher  gehört  die  Schablonenwicklung  der  E.-G.  Alioth 
in  Basel,  D.  E.  P.  Nr.  34783  vom  17.  März  1885;  diese  Firma  hat 
die  ersten  Schablonenwicklungen  ausgeführt. 


Fig.  143.     Spulen  der  Schablonenwicklung  der  E.-G.  Alioth. 

Die  Gestalt  von  drei  aufeinanderfolgenden  Spulen  ist  in  Fig.  143 
dargestellt.  Sie  werden  auf  hölzernen  Schablonen  von  der  in  Fig.  144 
dargestellten  Bauart  gewickelt.  Die  Schablone  besteht  im  wesent- 
lichen aus  vier  Teilen,  einer  Bodenplatte  a  und  drei  aufgeschraubten 
Teilen  &,  c  und  d.  In  der  Figur  ist  am  Fuße  der  stehenden  Schab- 
lone eine  zweite  auseinandergeschraubte  Schablone  a^,  \,  q,  d^ 
dargestellt. 

Für  die  geschweiften  Teile  der  Spule  ist  zwischen  &,  c  und  c, 
d  Raum  freigelassen,  während  diejenigen  Drähte,  die  an  den  Um- 
fang der  Armatur  zu  liegen  kommen,  längs  der  geraden  Seite  von 
c  gewickelt  werden.  Um  die  Spule  herausnehmen  zu  können, 
müssen  die  Teile  6,  c  und  d  entfernt  werden. 

Die  Spule  beschreibt  zu  beiden  Seiten  der  Trommel  eine  Art 
Schraubenlinie  um  einen  röhrenförmigen  Hohlraum  von  kreis-  oder 
ellipsenförmigem  Querschnitt.  Damit  die  Drähte  Platz  finden,  muß 
die  axiale  Höhe    des    seitlichen  Wulstes,    von  der  Stirnfläche  der 
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Trommel  an  gerechnet,  mindestens 


_yi+j 


•d  sein,   wenn  d  den 


Drahtdurchmesser  bedeutet,  und  am  inneren  Umfange  des  Wulstes 

müssen  sämtliche  Drähte  noch  Platz  finden. 

Die  Alioth*sche  Schablo- 
nenwicklung ist  diejenige 
Wicklung,  welche  die  kleinste 
Drahtlänge  erfordert. 

Das  Charakteristische  der 
Alioth'schen  Wicklung  besteht 
femer  darin,  daß  die  scharfe 
Abkröpfung  des  Drahtes  ganz 
vermieden  ist.  Wenn  man  die 
beiden  Spulenseiten  zusammen- 
klappt, so  erhält  man  die 
Fig.  145. 

Die  Anwendung  dieses 
Prinzipes  hat  Nachahmung  ge- 
funden. Um  eine  möglichst 
kleine  Windungslänge  und 
eine  allmähliche  Überführung 
des  Drahtes  von  einer  Wick- 
lungsebene in  die  andere  zu 
erhalten,  biegt  z.  B.  Ho  hart 
den  Draht  des  Spulenkopfes, 
wie  in  Fig.  146  dargestellt  ist, 
längs  drei  gleichen  Seiten  J, 
B,  C  eines  Polygons,  an  dessen 
Ecken  der  Draht  in  leichter 
Rundung  gebogen  wird.     Die 


Fig.  144.    Schablone  ziir  Wicklung  der 
E.-G.  Alioth. 


Fiff.  145. 
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Seite  Ä  liegt  auf  einer   zylindrischen,  B  und  C  liegen   auf   einer 
konischen  Fläche. 

Die  Spule  kann  in  diesem  Falle,  ebenso  wie  nach  dem  dritten 
Verfahren,  auch  in  einer  Ebene  gewickelt  werden,  wie  Fig.  148 
zeigt.  Nach  dem  öffnen  der  Spule  erhält  sie  die  in  Fig.  147 
dargestellte  Form.  Fig.  149  gibt  das  Bild  eines  Ankers  der 
Westinghouse  Electric  and  Mfg.  Co.,  in  welchem  eine  Anzahl 
derartig  geformter  Spulen  eingelegt  sind. 


Fig.  146. 


Fiff.  147. 


Fig.  148. 


Die  Neigung  und  Länge 
der  Seite  B  in  Fig.  146  läßt 
sich  in  verschiedener  Weise 
variieren.  Es  kann  z.  B.  B 
kürzer  als  ^/g  der  Länge  des 
Spulenkopfes  sein  und  radial 
laufen,  wie  aus  Fig.  150  er- 
sichtlich ist.  Durch  eine  • 
starke  Verkleinerung  von  B 
kommt  man  schließlieh  wie- 
der zu  einer  Spule  mit  schar- 
fer Kröpfung  zurück. 

Eine  Schablone  der  E.G.  Alioth,  bei  der  die  Seite  B  (Fig.  150) 
schon  erheblich  verkürzt  ist,  zeigt  Fig.  151.  Bei  dieser  Schablone 
sind  nur  für  die  Spulenseiten  ab  und  ed  Nuten  vorgesehen,  wäh- 
rend die  Spulenköpfe  offen  liegen. 

Der  Vorgang  beim  Wickeln  ist  folgender: 

Um  ein  Element  zu  wickeln  (s.  Fig.  152)  wird  bei  a  begonnen 
und  nach  b  gefahren.  Weil  diese  Strecke  gerade  ist,  können  die 
Drähte  mit  Leichtigkeit  in  eine  Nut  eingelegt  werden.  Beim  Spulen- 
kopf bcd  ist  dies  nicht  mehr  der  Fall,  hier  haben  die  Drähte  nur 
auf   der   unteren   und    inneren  Seite  gegen   die  Schablone  zu  eine 
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feste  Auflage,  die  zwei  äußeren  Flächen  bleiben  offen,  um  ein  be- 
c|uemes  Abbiegen  der  Drähte  zu  ermöglichen.  Sind  die  Drähte  von 
b  bis  c  und  c  bis  d  abgebogen,  so  werden  sie  mittelst  zweier  Klam- 
mem B^  und  B^  festgehalten;  von  d  bis  e  längs  der  Spulenseite 
bedarf  es  keiner  weiteren  Vorrichtung  mehr,  da  die  Drähte  in  der 
Nut  der  Schablone  liegen.  Der  andere  Spulenkopf  efa  wird  in 
gleicher  Weise  wie  bcd  gewickelt.  Am  Punkte  a  angekommen,  geht 
der  Draht  in  die  zweite  Windung,  welche  in  gleicher  Weise  wie 
die  erste  gewickelt  wird. 


Fig.  149.     Westinghouso  Electric  and  Mfg.  Co. 

Das  Bild  einer  auf  dieser  Schablone  gewickelten  fünffachen 
Spule  gibt  Fig.  153. 

Zu  den  bekanntesten  und  sowohl  für  glatte  als  genutete  Anker 
vielfach  angewandten  Schablonenwicklungen  gehört  die  von  R. 
Eickemeyer,  D.R.P.  Nr.  54413  vom  14.  Februar  1888. 


Fig.   150. 

In  den  Fig.  154  und  155  ist  die  Gestalt  der  Spule  eines  zwei- 
poligen glatten  Trommelankers  mit  vier  Windungen  abgebildet. 
Die  Seiten  a  und  h  liegen  am  Umfange  und  die  Seiten  c,  e  und 
rf,  f  auf   den  Stirnseiten    der  Trommel.     Die   auf  den  Stirnflächen 
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Fig.  151.     Schablone  der  E.-G.  Alioth. 


Fig.  153.     Spule  einer  Schablonenwicklung  der  E.-G.  Alioth. 

liegenden    Seiten   sind   nach   Kreisevolventen   gekrümmt,    wie   aus 
Fig.  155  ersichtlich  ist.     In  der  Mitte  ist  der  Draht  abgekröpft,  so 
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daß  bei  dem  Zusammensetzen  der  Wicklung  die  Seiten  c,  d  in 
die  eine  und  die  Seiten  e,  /"  in  die  andere  Ebene  zu  liegen 
kommen,  wodurch  eine  Berührung  der  sich  kreuzenden  Drähte  ver- 
mieden wird. 


Fig.  154.     Spule  einer  Schablonen wicklunn  nach  Eickeme3'er. 

Am  Umfange  der  Trommel  (Seiten  a  und  b)  liegen  zwei  Drähte 
übereinander  und  zwei  nebeneinander,  an  den  Seitenflächen  müssen 
dagegen  die  vier  Drähte  übereinander  gewickelt  werden,  damit  hier 
sämtliche  Drahtspulen  Platz  finden. 


Fig.  155.     Spule  einer  Schablonenwicklung  nach  Eickemeyer. 

Denkt  man  sich  die  Spule  in  die  Papierebene  flach  gedrückt 
und  die  Drähte  auch  am  äußeren  Umfange  übereinander  gewickelt, 
so  erhält  man  die  Fig.  138  b. 
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Nach  den  oben  gemachten  Angaben  ist  in  den  Fig.  156  und 
157  ein  Trommelanker  mit  Eickemeyer-Wicklnng  entworfen 
nnd  in  den  Fig.  158  und  159  die  dazu  passende  Schablone  bei- 
gefügt 

Am  Ankemmfange  liegen  480  Drähte,  welche  in  40  Spulen 
von  je  6  Windungen  eingeteilt  sind;  der  Kommutator  erhält  somit 
40  Lamellen.  Diese  Drahtzahl  muß  am  Ankerumfange  in  drei 
Lagen  angeordnet  werden;  an  den  Stirnflächen  des  Ankers  ist 
dagegen,  wie  die  Konstruktion  der  Fig.  156  ergibt,  für  sämtliche 
Drähte  nur  dann  Platz,  wenn  hier  6  Drähte  übereinander  ge- 
wickelt werden. 

Wenn  die  Spulenform  auf  diese  Weise  bestimmt  ist,  kann  zur 
Konstruktion  der  Schablone  geschritten  werden,  welche  der  er- 
mittelten Spulenform  genau  anzupassen  ist.  In  Fig.  158  b  ist  der 
Grundriß,  in  Fig.  158  a  die  Ansicht  von  N  aus  gesehen  und  in 
Fig.  159  der  Längsschnitt  MN  der  Schablone  aufgezeichnet. 

Diese  besteht  aus  einem  Kahmen,  der  durch  die  Holzstücke 
J,  jBT,  B  und  die  Eisenbleche  L,  L^  gebildet  wird.  An  den  Eisen- 
blechen sind  zwei  äußere  Formstücke  aus  Blei  oder  Zinn  C,  D  und 
zwei  innere  E,  F  mittelst  Bolzens  und  Keils  befestigt.  Die  Stärke 
der  Eisenbleche  wird  entsprechend  dem  Abstände  der  Spulen  x 
(Fig.  157)  gewählt,  und  die  Formstücke  w^erden  nach  der  in 
Fig.  156  festgelegten  Form  der  Kreisevolvente  bearbeitet. 

Beginnt  man  mit  der  Wicklung  der  Spule  bei  if,  so  wird  der 
Draht  zunächst  in  den  zwischen  D  und  F  freigelassenen  Schlitz 
eingeklemmt  und  dann  wie  folgt  geführt:  Nach  der  Innenseite  des 
Rahmens,  um  das  Formstück  F^  längs  der  Seite  B,  um  das  Form- 
stück E,  nach  der  Außenseite  des  Rahmens,  um  das  Formstück  C, 
längs  der  Seite  J,  um  das  Formstück  D,  nach  der  Innenseite  des 
Rahmens  usf.  Man  beginnt  natürlich  mit  der  Windung,  welche 
an  den  Blechen  L  und  L^  anliegt.  Die  großen  Buchstaben  der 
Fig.  158  und  159  entsprechen  der  Lage  nach  den  kleinen  Buch- 
staben der  Fig.  154. 

Um  die  Spule  aus  dem  Rahmen  entfernen  zu  können,  müssen 
die  Forrastücke  C,  D,  E  und  F  entfernt  werden;  vorher  versieht 
man  die  Spule  mit  kleinen  Schnurbändern,  welche  die  Drähte  in 
der  gegebenen  Lage  festhalten.  Die  Spulen  werden  nun  mit  einem 
Lack  oder  einer  Gummilösung  bestrichen,  getrocknet  und  dann  auf 
dem  isolierten  Armaturkörper  befestigt. 

Liegen  die  Ankerdrähte  in  Nuten,  so  ist  das  Verfahren  für 
die  Herstellung  der  Schablone  dasselbe. 

Werden  die  Spulen  zu  beiden  Seiten  der  Anker  nach  der  Welle 
zu  abgebogen,    wie   das   bei  den  Eickemeyer-AYicklungen  der  Fall 
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ist,  so  ist  es  bei  kleinen  Ankern  nötig, 
die  Drähte  auf  den  Stirnflächen  des  Ankers 
anders  anzuordnen  als  am  Ankerumfange 
(s.  Fig.  156  und  157),  und  in  vielen  Fällen 
ist  nicht  genügend  Platz  vorhanden.  Diese 
Schwierigkeit  wird  umgangen,  wenn  die 
Spulenköpfe  auf  einer  konischen  Fläche  wie 
in  Fig.  160  angeordnet  werden. 

Heute  ist  es  meist  üblich,  die  Spulen- 
köpfe  auf   demselben    Zylinder   wie  die   Spulenseiten  anzuordnen, 
die  mechanische  Ausführung  wird  einfacher,  und  die  Abkühlung  ist 
eine  bessere.    Wir  bezeichnen   diese  Wicklung  als  Mantelwicklung. 
Die  Schablone  für  eine  solche  Wicklung  gestaltet  sich  einfach. 


Fig.  161a. 


Fig.  161a  und  b. 


Fig.  161b. 
Schablone  für  Mautelwicklung. 
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Fig.  162.     Zusammensetzen  der  Schablonenwicklung  eines  Ankers  der  Gesell- 
schaft für  Elektr.  Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 


Eig.  163.     Anker  der  Westinghouse  El.  and  Mfg.  Co.,  Pittsburg. 
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In  Fig.  161a  und  161b  ist  eine  solche  in  zusammengesetztem 
und  in  zerlegtem  Zustande  mit  einer  Spule  abgebildet.  Sie  besteht 
aus  zwei  Teilen.  Der  untere  Teil  wird  drehbar  gelagert,  seine 
obere  Begrenzung  bilden  zwei  zylindrische  Ebenen,  die  um  den 
Betrag  der  Kröpfung  der  Spule  gegeneinander  versetzt  sind.  Der 
obere  Teil  ist  auf  den  unteren  aufgepaßt  und  am  äußeren  Um- 
fange entsprechend  dem  Platzbedarf  und  der  Form  der  Spule  aus- 
gearbeitet. 


Fig.  164. 


In  Fig.  162  ist  eine  Wicklung,  die  aus  derart  hergestellten 
Spulen  besteht,  dargestellt.  Der  Anker  ist  vierpolig  und  erhält  für 
220  Volt  87  Spulen  ä  2  Windungen;  je  zwei  Spulenseiten  liegen 
in  einer  Nut  des  Ankers  übereinander.  Um  die  letzten  Spulenseiten 
unten  in  die  Nut  einlegen  zu  können,  müssen  die  oben  liegenden 
Seiten  der  zuerst  eingelegten  Spulen  herausgehoben  werden. 

Dieser  Zustand  des  Wicklungs Vorganges  ist  in  Fig.  162  dar- 
gestellt. 

Nachdem  die  letzte  Spule  eingelegt  ist,  können  die  abge- 
hobenen Drähte  in  die  betreffenden  Nuten  zurückgebogen  werden. 

Für   Massenfabrikation   kann    die   Wicklung    mit    zweiteiliger 

Arnold,  Gleichstrom maschino.   IL   2.  Aufl.  7 
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Schablone  derart  eingerichtet  werden,  daß  für  das  Anseinanderziehen 
und  Zusammensetzen  der  Schablone  ein  Fußtritt  des  Arbeiters  ge- 
nügt; femer  wird  der  Antrieb  der  Wickelbank  so  ausgeführt,  daß 
die  Schablone  nach  jedem  Fußtritt  nur  eine  halbe  Umdrehung 
macht,  so  daß  der  Arbeiter  Zeit  hat,  den  Draht  an  der  Kröpfungs- 
stelle zu  biegen  und  die  Schablone  für  eine  weitere  halbe  Um- 
drehung wieder  rasch  einzurücken. 

Von  derart  hergestellten  Spulen  können  mehrere  nach  dem 
Wickeln  vereinigt,  gemeinsam  isoliert  und  in  eine  gemeinsame 
Nut  des  Ankers  eingelegt  werden,  ebenso  wie  in  Fig.  142  gezeigt 
wurde. 

In  Fig.  163  ist  noch  ein  Anker  dargestellt,  der  deutlich  er- 
kennen läßt,  wie  die  Verbindungen  zum  Kommutator  ausgeführt 
werden;  die  eine  Hälfte  der  Enden  ist  angeschlossen,  während  die 
andere  noch  frei  ist.  —  Schließlich  gibt  Fig.  164  das  Bild  eines 
fertigen  Ankers  mit  Drahtwicklung  und  zugleich  die  Konstruktion 
eines  Ankertransportwagens  für  die  Werkstätte. 

24.  Trommelaiiker  mit  Stabwicklung. 

Die  Drahtwicklungen  sind  nur  so  lange  bequem  auszuführen, 
als  der  Drahtquerschnitt  gewisse  Grenzen  nicht  überschreitet;  diese 


B 


B 


B 


Fig.  165.   Herstellung  einer  Windung  ohne  Lötstelle  für  eine  Mantelwicklung. 

Grenze   hängt  zum  Teil  auch  von  der  Größe  des  Ankers  ab.     Die 
Stabwicklungen  ermöglichen  nicht  allein  eine  bequeme  Herstellung 


Digitized  by 


Google 


Trommelanker  mit  Stabwicklung. 


99 


der  Wicklung  für  g^oße  Querschnitte,  sondern  zugleich  eine  An- 
ordnung der  Stäbe  in  getrennten  Wicklungsebenen,  daher  eine  vor- 
zügliche Isolierung  und  ein  leichteres  Auswechseln  schadhaft  ge- 
wordener Teile;  aus  diesen  Gründen  haben  sie  sich  allgemein  ein- 
gebürgert. 

Die  Herstellungsart  der  Wicklung  ist  wesentlich  vom  Stabquer- 
schnitt abhängig.  Bei  kleineren  Stabquerschnitten  kann  eine  ganze 
Windung  aus  einer  Stablänge  hergestellt  werden,  bei  großen  Stab- 
querschnitten ist  es  mit  Rücksicht  auf  das  bequemere  Herstellen 
und  Zusammensetzen  der  Wicklung  oft  zweckmäßig,  eine  Windung 
aus  zwei  oder  mehr  Teilen  zusammenzulöten. 

Wegen  der  günstigeren  Abkühlungsverhältnisse  und  der  leich- 
teren Fabrikation  wird  die  Mantel  Wicklung  gegenüber  der  Stirn - 
Wicklung  bevorzugt. 

Fig.  166  c  stellt  eine  Windung  einer  Wellen  Wicklung  und,  mit 
den  punktiert  gezeichneten  Abbiegungen,  eine  Windung  einer 
Schleifenwicklung  dar.  Liegt  der  Stab  A  in  der  oberen  und  der 
Stab  B  (um  den  Schritt  y^  entfernt)  in  der  unteren  Hälfte  der  Nut, 
so  können  wir  diese  Windung  wie  folgt  herstellen.  Der  Kupferstab 
wird  zunächst  mittelst  einer  einfachen,  in  Fig.  16öa  skizzierten  Vor- 
richtung in  kaltem  Zustande  in  die  Form  Fig.  166  b  gebogen.  Bei 
starken  Kupferstäben  darf  diese  Biegung  nicht  mit  einemmal  aus- 
geführt werden,  sondern  die  Biegungsstelle  ist  nach  der  ersten  Bie- 
gung auszuglühen,  oder  man  biegt  den  Stab  in  warmem  Zustande. 
—  Alsdann  werden  die  Schenkel  A  und  B  seitlich  auseinanderge- 
zogen und  mittelst  Schablonen  in  die  endgültige  Form,  Fig.  165  c, 
gepreßt  oder  gehämmert. 

Soll  die  Wicklung  auf  der  einen  Seite  als  Stimwicklung  aus- 
geführt werden,  so  ist  der  Stab  in  die  Form  Fig.  166  oder  Fig.  167 
zu  biegen,  oder  in  die  Form  Fig.  168,  wenn  die  Stäbe  auch  auf 
der  Kommutatorseite,  nach  den  Stirnflächen  des  Ankers  hin,  abge- 
bogen werden. 


Fig.  166.  Fig.  167.  Fig.  168. 

Fig.  166 — 168.   Herstellung  einer  Windung  ohne  Lötstelle  für  Stirnwicklungen. 


Im  letzteren  Falle  lassen  sich  die  Biegungen  besser  ausführen 
und  die  Wicklung  leichter  zusammensetzen,  wenn  eine  Windung, 
wie  Fig.  169  zeigt,  aus  zwei  Teilen  besteht. 
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Die   Teile  A   und  B   sind    in   allen  Fällen    entsprechend   den 
Wicklungsschritten  seitlich  auseinanderzubiegen. 


i    1  . 

.i  :i 


V 


Bei  Mantelwicklungen  wird,  namentlich  bei  großen  Stabquer- 
schnitten, eine  Windung  häufig  aus  zwei  Stäben  zusammengesetzt, 
wie  in  Fig.  170  für  eine  Schleifenwicklung  dargestellt  ist.  Auf  der 
hinteren  Seite  der  Wicklung  sind,  ebenso  wie  auf  der  Kommutator- 
seite, je  zwei  Stäbe  durch  einen  Kupferbügel  zusammengehalten 
und  miteinander  verlötet. 
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Fig.  170. 

Ein  Stab,  der  eine  halbe  Windung  bildet,  braucht  für  eine  Wellen- 
wicklung, wie  Fig.  171  zeigt,  nur  auf  der  einen  Seite  abgebogen  zu 
werden.  Man  ermöglicht  damit  das  seitliche  Einschieben  in  halb 
geschlossene  Nuten,  bei  denen  ein  direktes  Einlegen  nicht  möglich 
ist;  die  Länge  l^  des  Wicklungskopfes  wird  dagegen  größer. 

Die  Länge  l^^  läßt  sich  wie  folgt  bestimmen.  Bezeichnet  d^  die 
Dicke  eines  Stabes  mit  Isolierung  plus  dem  Spielraum  zwischen 
zwei  Stäben  (Fig.  170),  und  w,  die  Anzahl  der  Stäbe  einer  Lage 
auf  der  Strecke  Z7,  so  ist 

cosy  =  -'^*-. 

^lit  diesem  Winkel  der  Abbiegung  kann  unter  Berücksichti- 
gung der  Länge  der  Lötstellen  \  erhalten  werden. 
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Liegen  die  Stäbe  in  den  Nuten  nebeneinander,  so  kann  man 
bei  nicht  zu  großen  Querschnitten  der  Leiter  die  Windung  aus 
einem  geraden  Stück  Kupferband  in  die  verlangte  Form  falten 
und  biegen. 


.r 


/ 


7 
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Fig.  171. 
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In  Fig.  172  besteht  jede  Hälfte  A  und  B  einer  Windung  aus 
einem  an  den  Enden  rechtwinklig  abgebogenen  Kupferband;  die 
Enden  rf,  e  sind  in  einen  Schuh  c,  ^  ^ 

der  aus  Kupferblech  gefaltet  ist, 
eingelötet,  und  die  auf  der  einen 
Seite  liegenden  Schuhe  c^  werden 
mit  dem  Kommutator  verbunden. 

Es  ist  leicht  möglich,  daß 
für  die  Lötstellen  in  Fig.  172  mit 
dem  Schuh  c  nicht  genügend  Platz 
vorhanden  ist,  in  diesem  Falle 
kann  man  sie  nach  dem  Anker- 
umfange verlegen,  wodurch  die  in 
Fig.  173  gezeichnete  Herstellungs- 
art entsteht.     Eine  Windung  setzt 

sich  jetzt  aus  einem  langen  Stab  A,  einem  kurzen  Stab  jB,  der  Ver- 
bindungsgabel d,  e  und  den  Verbindungslamellen  d^^  und  e^^  zum 
Kommutator  zusammen.  Will  man  die  Lamellen  rf^  und  e^  nicht 
direkt   zum  Kommutator   führen,    so    erhält   man    auch   auf   dieser 
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Seite  Verbindungsgabeln  d'^,    e\,  die  mittelst  des  Lappens  c^  oder 
eines  Drahtstückes  mit  dem  Kommutator  verbunden  werden. 


Die 


Fig.  173. 

Verbindungsstücke  d  und  e  sind  nach  einer  solchen  Kurve 
zu  biegen,  daß  die  Verbindungsstücke  der  anderen 
Stäbe  ebenfalls  Platz  finden  und  daß  ihre  Länge 
möglichst  kurz  wird ;  das  wird  am  besten  erreicht, 
wenn  die  Kurven — ä  eine  Evolvente  ist,  deren 
Grundkreis  möglichst  groß  gewählt  wird.  Bei 
Nutenankern  legt  man  am  besten  die  kurzen 
Stäbe  unten  und  die  langen  oben  in  die  Nuten.  — 
Diese  Wicklungsart  ist  aber  auch  ausführbar  für 
nebeneinanderliegende  Stäbe,  z.  B.  bei  glatten 
Ankern,  kurze  und  lange  Stäbe  wechseln  dann 
am  Ankerumfange  miteinander  ab.  —  Liegen 
die  Stäbe  in  Nuten  nebeneinander,  so  kann 
einer   derselben,    wie   Fig.   174   zeigt,    abgebogen 

A 
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Fig.  175. 


Fig.  176. 
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werden,  damit  man  für  die  Verbindung  mit  den  Gabeln  Platz 
gewinnt. 

Femer  ist  es  möglich,  die  Gabel  Verbindungen  nur  auf  einer 
Seite  der  Wicklung  anzuwenden  und  auf  der  anderen  Seite  die 
Ankerstäbe  selbst  entsprechend  dem  Wicklungsschritte  abzubiegen, 
wie  Fig.  176  darstellt.  Die  Verbindungsgabel  besteht  hier  aus 
einem  Kupferband,  das  in  die  Form  Fig.  175  b  zusammengefaltet  wird. 

Schließlich  sei  noch  eine  Wicklung  enn-^ähnt,  bei  der  eine  Win- 
dung aus  8  Teilen  besteht,  wie  in  Fig.  176  gezeigt  ist. 

Die  Kupferbänder  d,  e  und  d^,  c^  sind  einerseits  mit  den  Anker- 
stäben und  andererseits  mit  den  Lamellen  von  sog.  Hilfskollektoren 
verbunden.  Diese  Herstellungsart  kommt  nur  bei  großen  Stab- 
querschnitten in  Betracht.  Die  Hilfskollektoren  dienen  gleichzeitig 
zur  Aufnahme  der  auf  die  rotierende  Wicklung  wirkenden  zentri- 
fugalen Kräfte. 

Fig.  177  zeigt  eine  Werkstattzeichnung  für  eine  Stab  Wicklung. 
Die  Wicklung  gehört  zu  der  auf  S.  172  beschriebenen  Maschine  für 
400  KW  bei  125  Touren  der  Compagnie  Generale  Electrique  in 
Nancy.  Die  Wicklung  ist  eine  Wellenwicklung  mit  sechs  Stäben 
pro  Nut.  Femer  sind  Äquipotential  Verbindungen  nach  dem  Schema 
Fig.  203,  S.  113  angebracht.  Jeder  Knotenpunkt  der  Wicklung  ist 
mit  zwei  Fahnen  Jv^erbunden,  welche  nach  zwei  Kommutatorlamellen 
führen,  die  um  den  Potentialschritt  auseinander  liegen.  Die  beiden 
Fahnen  müssen  in  zwei  Ebenen  angeordnet  werden;  sie  sind  in 
Fig.  177  auf  der  rechten  Seite  der  Abbildung  dargestellt. 

25.  Befestigung  der  Wicklung. 

Nachdem  die  Wicklung  des  Ankers  fertiggestellt  ist,  mufi  sie 
gegen  die  Wirkungen  der  Zentrifugalkraft  geschützt  werden. 
Hierzu  verwendet  man: 

1.  Drahtbänder, 

2.  Keile, 

3.  Blechbänder, 

4.  Metallkappen. 

Brahtbänder  werden  hauptsächlich  für  kleine  Anker  mit  offenen 
Nuten  verwendet.  Das  Drahtband  wird  durch  Aufwickeln  eines 
über  Rollen  laufenden,  stark  angespannten  Drahtes  hergestellt. 
Nach  dem  Aufwickeln  werden  die  Drähte  eines  Bandes  unterein- 
ander verlötet.  An  der  Stelle,  wo  das  Drahtband  zu  liegen  kommt, 
wird  bei  Nutenankern  in  den  Eisenkern  meistens  eine  Rille  von 
etwa  2  mm  Tiefe  eingedreht. 
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In  Fig.  178  ist  ein  einfaches  und  in  Fig.  179  ein  doppeltes 
Drahtband  aufgezeichnet.  Zwischen  Wicklung  und  Drahtband  be- 
steht die  volle  Klemmenspannung.  Als  Isolation  wird  Preßspan 
und  Leatheroid  auf  der  inneren  Seite  lackiert  oder  mit  Paraffin 
getränkt,  Mikaleinen,  Glimmer  u.  a.  verwendet. 
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Fig.  178.     Einfaches  Drahtband. 


Fig.  179.     Doppeltes  Drahtband. 


Preßspan  oder  Leatheroid  genügen  in  zwei  oder  drei  Lagen, 
bis  zu  2,0  mm  Stärke  bei  größeren  Maschinen,  für  Spannungen 
bis  1000  und  mehr  Volt.  Jedoch  wird  häufig  bei  500  und  mehr 
Volt  Mikaleinen,  Megohmit  oder  Naturglimmer  in  Vereinigung  mit 
Preßspan  verwendet. 

Auf  das  80  hergestellte  Isolierband  wird  nun  das  Drahtband 
gewickelt.  Hierzu  wird  Draht  von  hoher  Zugfestigkeit,  wie  Messing- 
draht, Siliziumbronzedraht,  Stahldraht  usw.  von  0,6  bis  1,6  mm 
Durchmesser  benutzt. 

Die  Breite  eines  einfachen  Drahtbandes,  das  im  magnetischen 
Felde  liegt,  soll  nicht  über  20  mm  oder  besser  nicht  über  16  mm 
betragen,  weil  es  sich  sonst  durch  Wirbelströme  stark  erwärmen 
kann.  Die  Isolation  soll  auf  jeder  Seite  des  Bandes  um  2  bis  3  mm 
vorstehen. 

Die  Drähte  werden  zweckmäßig  an  mehreren  Stellen  des  Um- 
fanges,  etwa  in  Abständen  von  20  bis  30  cm,  durch  Messingbleche  c 
zusammengehalten  und  ringsum  miteinander  verlötet. 

Die  Berechnung  der  Drahtbänder  ist  im  Abschnitt  71  gegeben. 

Keile  werden  bei  größeren  Maschinen  verwendet,  sie  bedingen 
halbgeschlossene  oder  offene  eingekeilte  Nuten.  Für  den  über  das 
Ankereisen  vorstehenden  Teil  der  Wicklung  sind  in  diesem  Fall 
noch  Drahtbänder  notwendig.  Die  Keile  werden  meistens  aus 
Leatheroid,  Fiber  oder  aus  Hagenbuchen-,  Ahoni-  oder  Pockholz 
hergestellt.  Für  größere  Umfangsgeschwindigkeiten  sind  auch  vom 
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Ankereisen  isolierte  Metallkeile  (aus  Bronze,  Packfong  u.  a.)  ver- 
sucht worden,  scheinen  sich  jedoch  nicht  bewährt  zu  haben. 

Das  Holz  soll  keine  Äste,  Knoten  und  sonstige  Unregelmäßig- 
keiten haben  und  muß  vor  Benutzung  im  Vakuumofen  getrocknet 
und  noch  heiß  in  zweimal  gekochtes  Leinöl  getaucht  werden.  Um 
ein  Verziehen  der  Keile  zu  verhindern,  ist  es  zu  empfehlen,  sie  aus 
mehreren  Stücken   verschiedener  Faserrichtung   zusammenzusetzen. 

Blechbänder  werden  anstatt  Drahtbänder  für  Anker  mit  großem 
Durchmesser  verwendet.  Wenn  dieser  etwa  200  bis  250  cm  über- 
steigt, ist  eine  Befestigung  der  Drähte  mittelst  Drahtbänder  nicht 
mehr  gut  möglich,  weil  das  Band  bei  seiner  großen  Länge  leicht 
locker  w^ird.  Außerdem  ist  es  sehr  zeitraubend,  bei  allfälligen 
Reparaturen  an  der  Wicklung  die  Drahtbänder  entfernen  und  wieder 
herstellen  zu  müssen.  —  In  solchen  Fällen  können  die  Drähte  in 
den  Nuten  durch  Keile  und  außerhalb  derselben  durch  geteilte, 
leicht  abnehmbare  und  auflegbare  Bänder  aus  Stahl-  oder  Messing- 
blech gehalten  werden. 
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Fig.  180.    £eilscbloB  fttr  Blechbänder.    Feiten  &  Gnilleaume-Lahmeyerwerke. 

Die  Fig.  180  veranschaulicht  eine  Bandkonstraktion  der  Feiten 
&  Guilleaume-Lahmeyerwerke.  Die  Bandenden  werden  mit- 
telst  eines   Keilschlosses   zusammengehalten.     Das   Anspannen  des 
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Fig.  181.     Schraubenverbindung  für  Blechbänder.     Maschinenfabrik  Oerlikon. 

Bandes  erfolgt  durch  eine  Zange  mit  großer  Hebelübersetzung, 
welche  in  die  Vertiefungen  a  und  b  des  Keilschlosses  eingreift. 
An  Stelle  des  Keiles  können  links-  und  rechtsgängig  Schrauben 
treten,  wie  Fig.  181  zeigt. 
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Bemerkenswert  ist  die  Art,  wie  die  Maschinenfabrik  Oerlikon 
bei  den  großen  Ankern  von  460  cm  Durchmesser  und  40  cm  Eisen- 
länge der  Gleichstrommaschinen  des  Elektrizitätswerkes  Rheinfelden 
die  Drähte  ohne  Anwendung  von  Keilen  in  den  Nuten  befestigt 
hat.  In  das  Ankereisen  sind  drei  Schei- 
ben aus  Kupferblech  eingelegt,  deren 
Zacken  JST,  wie  Fig.  182  zeigt,  zunächst 
über  die  Zähne  des  Ankers  vorstehen. 
Über  die  Zacken  werden  Fiberleisten  mit 
entsprechenden  Öffnungen  geschoben  und 
die  Zacken  des  Kupferbleches  nun  ab- 
wechselnd nach  rechts  (K^)  und  nach 
links  (JBTj)  abgebogen. 

Femer  können  bei  Stirnwicklungen 
zur  Befestigung  der  Wicklung  sog.  Hilfs- 
kollektoren, wie  in  Fig.  202,  angewandt 
werden. 

Metallkappen.  Um  bei  den  hohen 
Umfangsgeschwindigkeiten,  wie  sie  bei 
Turbogeneratoren  vorkommen,  die  Spu- 
lenköpfe der  Wicklung  gegen  die  Wir- 
kung der  Fliehkraft  zu  schützen,  werden 
übergeschobene  Zylinder  aus  Bronze  ver- 
wendet. Es  ist  wichtig,  die  Verbindungen 
so  festzupressen,  daß  ein  Arbeiten  der 
Wicklung  ausgeschlossen  ist.  Dies  kann 
erreicht  werden,  indem  man  die  Kappen 
innen  ein  wenig  konisch  ausbildet,  so  daß  beim  Aufschieben  in 
der  Achsenrichtung  die  Wicklung  festgelegt  wird.  Um  einem  Aus- 
biegen der  Kappen  vorzubeugen  und  um  sie  sicher  zu  zentrieren, 
ist  es  zu  empfehlen,  sie  an  ihren  äußeren  Enden  mit  dem  Ankerstem 
oder  der  Welle  zu  verbinden  (s.  Tafel  VII). 
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Fig.  182. 


26.  Die  Verbindung  der  Ankerdrähte  mit  dem  Kommutator. 

Die  Ankerdrähte  werden  mit  den  Kommutatorlamellen  entweder 
verschraubt,  vernietet  oder  verlötet.  Die  Verschraubung  hat  den 
Vorzug,  daß  ein  Lösen  der  Drähte  einfacher  und  rascher  auszu- 
führen ist;  dagegen  gibt  das  Einlöten  der  Drähte  einen  besseren 
Kontakt,  und  die  Herstellung  der  Schrauben  und  Schraubengewinde 
kommt  in  Wegfall.  Im  allgemeinen  ist  dem  Verlöten  oder  Ver- 
nieten der  Vorzug  zu  geben. 

Bei  dünndrähtigen  Wicklungen  wird  gewöhnlich  das  Ende  der 
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einen  und  der  Anfang  der  folgenden  Spule   zum  Kommutator  ge- 
führt, wie  Fig.  183  zeigt,  in  diesem  Falle  sind  also  je  zwei  Drähte 


^^ 


Fig.  183. 


Fig.  184. 


mit  einer  Lamelle  zu  verbinden.    Bei  Stabwicklungen  wird  dagegen 

der  Knotenpunkt  mit  einem  einfachen  Drahte  an  den  Kommutator 

angeschlossen     und     die    Verbin- 
r^pl^^^f^       -f^   ^^-  dungsdrähte    sind    nur    so    lange 

stromführend,  als  die  betreffende 
Lamelle  mit  einer  Bürste  in  Ver- 
bindung steht.  Der  Querschnitt 
dieser  Verbindungsdrähte  kann 
daher  kleiner  sein,  als  derjenige 
der  Ankerdrähte,  und  wird,  um 
den  Widerstand  des  Kurzschluß- 
stromkreises   zu    erhöhen,    öfters 

aus    Nickelin,    Kruppin   usw.    hergestellt. 

In  den  Fig.  186  und  187  sind  verschiedene  Verbindungsarten 

einzelner  Drähte  mit  dem  Kommutator  dargestellt,    ebenso  in  den 


Fig.  185. 


Fig.  186. 


Fig.  187. 


Fig.  188  bis  193.  Die  letzteren  zeigen  zugleich,  wie  die  Stäbe  der 
Wicklung  gefaßt  werden.  Es  wird  um  die  Stabenden  entweder 
eine  Schleife  aus  Kupferband  oder  nach  einer  Konstruktion  von 
Brown,  Boveri  &  Co.,  Fig.  191,  ein  Drahtband  gelegt,  und  mit 
den  Stäben  und  dem  Draht,  der  zum  Kommutator  führt,  verlötet. 
Damit  die  Lötstellen  durch  die  Erschütterungen  der  Maschine 
weniger  leiden,  werden  oft,  wie  Fig.  188a  zeigt,  die  Verbinder  in 
der  Mitte  etwas  abgebogen  oder  gekröpft  oder  aus  Kabel  hergestellt. 
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In  Fig.  193  ist  auch  gezeigt,  wie  bei  einem  Anker,  dessen  Durch- 
messer  bedeutend   größer   ist  als  derjenige  des  Kommutators,  die 
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Fig.  188  a. 


Fig.  191. 
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Fig.  188  b. 


Fig.  189. 


Fig.  190. 


Mantelwicklung  mit  den  Lamellen  verbunden  wird. 
Mittelst  zweier  schmiedeeiserner  Ringe  Ä  und  Iso- 
lierzwischenlagen B  werden  die  Verbindungsdrähte 
zwischen  Wicklung  und  Kommutator  nochmals  be- 
festigt. 

Andere  Verbindungsarten  sind  im  Zusammen- 
hange mit  Ankerkonstruktionen  dargestellt. 


o         o      o    o 


Fig.  192. 


Fig.  193. 
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27.  Anordnung  der  Äquipotentialverbindangen. 

Die  Vorzüge  der  Äquipotentialverbindungen  wurden  ausführlich 
in  Bd.  I  im  zehnten  Kapitel,  erörtert,  wir  wollen  uns  hier  auf  die 
konstruktive  Ausführung  beschränken. 


Fifi:.  194.     A.-G.  Volta,  Reval. 

Fig.  194  veranschaulicht  eine  Konstruktion  der  A.-G.  Volta, 
Reval. 

Die  Verbindungen  sind  aus  gebogenem  Kupferband  und  liegen 
hinter  dem  Kommutator. 

In  Fig.  195  bestehen  die  Verbindungen  A  ebenfalls  aus  Kupfer- 
gabeln, die  mittelst  Drahtstücke  an  denKommutator  angeschlossen  sind. 

Bequem  herstellbar  sind  die  Ausgleichverbindungen  mit  Dräh- 
ten, die  in  zwei  Ebenen  angeordnet  werden.     Die  Drähte  A  liegen 
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dann  gewöhnlich,  wie  Fig.  196   zeigt,   auf  dem  Umfange  der  Kom- 
mutatorbüchse. 

Wenn  der  Potentialschritt  groß  ist,  oder  wenn  ungleiche  Po- 
tentialschritte vorkommen,  ist  es  besser,  sog.  Ausgleichringe  an- 
zuordnen. Da  die  Zahl  der  Lamellen,  die  ein 
gleiches  Potential  haben,  allgemein  gleich  der 
halben  Anzahl  der  Ankerstromzweige  a  ist,  so 
ist  jeder  Ring  mit  a  Lamellen  oder  a  Stellen 
der  Wicklung  zu  verbinden.  Es  können  z.  B. 
die  Drahtbänder,  welche  die  Wicklung  zusammen- 
halten, zugleich  als  Ausgleichringe  benutzt 
werden. 

In  der  Fig.  197  ist  gezeigt,  wie  solche 
Ringe  £  hinter  dem  Kommutator,  und  in  Fig.  198, 
wie  sie  auf  der  hinteren  Seite  des  Ankers  an- 
geordnet werden  können. 


Fig.  195. 


Fig.  196.     Feiten  &  Guilleaume- 
Lahmeyerwerke. 


Fig.  197. 


Fig.  200  stellt  das  Bild  eines  Ankers  der  E.-A.-G.  vorm.  Kol- 
ben &  Co.  dar,  bei  welchem  die  zehn  Ausgleichringe,  ähnlich  wie 


Fig.  198. 


Fig.  199.     Compagnie  Generale 
Electrique,  Nancy. 


in  Fig.  198,  auf  der  hinteren  Ankerseite  angebracht  sind.  —  Einen 
Anker  mit  16-poliger  Parallel wicklung,  1000  KW,  500  Volt,  90  Ura- 
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drehungen  und  8  Aus- 
gleichringen von  ca.  52 
mm*  Querschnitt  veran- 
schaulicht Fig.  201. 

Werden  alle  Lamel- 
len an  Ausgleichverbin- 
dungen angeschlossen, 
wie  das  in  Fig.  166,  Bd.  I, 
S.  175,  dargestellt  ist,  so 
ergibt  sich  nach  Ausfüh- 


Fig.  202. 


rungender  Maschinenfabrik  Oerlikon  die  Stabwicklung,  Fig.  202, 
mit  drei  Verbindungen  (a,  6,  c)  zu  jeder  Lamelle. 


Fig.  203. 

Eine  schöne  Wicklung  ergibt    sich    ferner   nach    dem  Schema 
Fig.  203,    indem    man   jeden   Knotenpunkt  (a)   der  Mantelwicklung 
in  Fig.  204  mit  zwei  Lamellen  {b  und  c),  die 
um    den  Potentialschritt  y^  voneinander  ent- 
fernt sind,  verbindet. 

Der  Kupferverbrauch  wird  durch  die 
größere  Zahl  der  Verbindungen  natürlich  erhöht. 

Das  genaue  Schema  eines  derartig  aus- 
geführten Ausgleich systemes  findet  man  in 
Fig.  177,  S.  103.  Dieses  Schema  entspricht 
einer  Ausführung  der  Compagnie  Gön^rale 
Electrique,  Nancy.  Fig.  204. 

28.  Querschnitt  und  Anzahl  der  Äquipotentialverbindungen. 

Im  Abschnitt  52,  Bd.  I,  S.  212,  der  Zahl,  Stromstärke  und 
Wattverlust  der  Äquipotential  Verbindungen  behandelt,  wird  gezeigt, 
daß  der  Widerstand    einer  Äquipotentialverbindung,  wenn  möglich, 

Arnold,  Gleichstrommaschine.   II.   2.  Aufl.  o 
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nicht  größer   gewählt   werden   soll   als   der   konstante   Teil  2  •  -^ 

der  Bürstenübergangswiderstände,  wenn  F^  die  Fläche  eines  Bürsten- 
satzes und  (siehe  Bd.  I,  S.  351) 

K  =  ^k  —  —     ist. 

Ist   z.  B.  für  Kohlenbürsten  e„  =  0,2,  5„,  =  6,   ^^  =  0,14,  so 

wird  B„  =  0,1  ii  und  der  Widerstand  einer  Verbindung  soll  dann 

0  2 
kleiner  als  ^-ß  sein. 
F 

Für  Kupferbürsten  ist  der  Wert  des  spezifischen  Widerstandes 
B^  ca.  Vio  "^0^  ^®^  ^®r  Kohlenbürsten;  der  Widerstand  einer  Ver- 
bindung ist  daher  kleiner  als  ~A=--  Ohm  zu  wählen.    Der  Wattver- 

lust  ftlr  den  Ausgleich  wird  jedoch  um  so  kleiner,  je  größer  der 
Widerstand  einer  Verbindung  ist.  Man  wird  daher  bei  Wellen- 
wicklungen den  Querschnitt  um  so  knapper  halten,  je  größer  der 
Fehler  aj^  (S.  194,  Bd.  I)  ist. 

Die  Zahl  der  Lamellen  oder  Knotenpunkte  der  Wicklung, 
welche  an  Ausgleichsleitungen  anzuschließen  sind,  darf  um  so 
kleiner  sein,  je  mehr  Sorgfalt  auf  eine  symmetrische  Ausführung 
der  Maschine  gelegt  wird. 

Bei  Schleifenwicklungen  genügt  es,  wenn  Vs  ^^^  ^/j^  aller 
Lamellen  mit  Ausgleichverbindungen  verbunden  werden.  Man  wird 
fast  in  allen  Fällen  mit  etwa  4  bis  12  Ausgleichringen,  von 
denen  jeder  an  p  Lamellen  angeschlossen  ist,  d.  h.  mit  einem  4  bis 
12 phasigen  Ausgleich,  auskommen.  Der  Querschnitt  des  Einges 
beträgt  bei  120  bis  750  Volt -Maschinen  bis  30  und  60  mm^ 

Bei  Wellenwicklungen  genügt  es,  wenn  ^/^  bis  ^/^^  aller 
Lamellen  oder  Knotenpunkte  angeschlossen  wird.  Schließt  man 
jede  a-te  Lamelle  an,  so  entstehen  infolge  der  Unsymmetrie  der  ver- 
schiedenen Pole  keine  Ausgleichströme,  während  die  günstige 
Wirkung  der  Äquipotential  Verbindungen  auf  die  Kommutation  er- 
halten bleibt. 

In  einigen  Fällen,  z.  B.  mit  Rücksicht  auf  die  Ausbalancierung 
des  Ankers  bei  Turbogeneratoren,  ist  es  erwünscht,  den  durch  un- 
gleiche Feldstärken  hervorgerufenen  einseitigen  magnetischen  Zug  zu 
beseitigen.  In  diesem  Fall  sind  die  Verbindungen  in  größerer  An- 
zahl auszuführen.  Ein  Querschnitt  der  Verbinder  von  7  bis  12  mm* 
(3  bis  4  mm  Drahtdurchmesser)  hat  sich  bei  vielen  Ausführungen 
bewährt. 
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29.  Material  der  Feldmagnete.  —  80.  Befestigung  des  Polschuhes  an  dem  Magnet- 
kern und  des  Magnetkernes  an  dem  Joch.    Jochquerschnitte.  —   31.  Material 
und  Form  der  Wendepole  und  Wendepolwicklungen.  —  32.  Spulenkasten  und 
Magnetspulen.  —  83.  Anordnung  der  Doppelschlußwicklung. 

29.  Material  der  Feldmagnete. 

Die  hauptsächlichsten  Formen  und  Anordnungen  der  Feld- 
magnete sind  im  vierundzwanzigsten  Kapitel,  Band  I,  besprochen 
worden.  Im  heutigen  Dynamobau  kommt  fast  ausschließlich  die 
ßadialpoltype  zur  Verwendung.  Das  Feldsystem  einer  solcher  Type 
besteht  aus  den  Polschuhen,  den  Magnetkernen  und  den  Jochver- 
bindungen. Als  Material  für  diese  Teile  wird  weicher  Stahlguß, 
Flußeisen,  Schmiedeeisen,  Eisenblech  und  Gußeisen  verwendet. 

Für  die  Wahl  des  Materials  sind  die  magnetischen  und  elek- 
trischen Eigenschaften  desselben,  die  Herstellungskosten  und  das 
Gewicht  der  Maschine  und  oft  noch  andere  Punkte,  wie  Liefer- 
zeit usf.  maßgebend. 

Die  magnetische  Sättigungsgrenze  liegt  für  Schmiedeeisen, 
weichen  Stahlguß  und  Flußeisen  etwa  doppelt  so  hoch  wie  für  Guß- 
eisen; die  ersteren  ergeben  daher  bei  gleichem  Kraftfluß  ungefähr 
halb  so  große  Querschnitte.  Um  an  Erregerkupfer  zu  sparen, 
wird  daher  für  die  Magnetkerne  selten  Gußeisen,  sondern  fast 
immer  Stahlguß,  Flußeisen,  Schmiedeeisen  oder  Eisenblech,  die  wir 
als  Weicheisen  bezeichnen  wollen,  verwendet.  Magnetkerne  aus 
Weicheisen  werden  häufig  mit  dem  Polschuh  aus  einem  Stück  ge- 
gossen oder  in  Gesenken  geschmiedet,  damit  der  Polkern  möglichst 
homogen  wird  und  keine  Nacharbeit  erfordert. 

Der  kreisförmige  Querschnitt  ist  für  die  Magnetkerne  der  gün- 
stigste, weil  er  die  kleinste  Windungslänge  für  die  Magnetwicklung 
ergibt.  Die  Blechpole  haben  den  Nachteil,  daß  sie  für  runden 
Querschnitt   ungeeignet   sind,    dagegen  erhalten  wir  damit  gleich- 

8* 
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zeitig  lamellierte  Polschuhe;  bei  kleineren  Maschinen  mit  weiten 
Nuten  sind  daher  lamellierte  Pole  sehr  beliebt. 

Große  Magnetkerne  werden  meistens  massiv  gemacht  mit  rundem 
Querschnitt,  und  wenn  der  Polschuh  lamelliert  sein  soll,  wird  er 
für  sich  aus  Eisenblech  hergestellt.  Wegen  der  geringen  Permea- 
bilität und  der  kleineren  Leitfähigkeit  für  Wirbelströme  werden  auch 
auf  Weicheisenpole  gußeiserne  Polschuhe  aufgeschraubt. 

Die  verschiedene  Form  der  Magnetisierungskurve  von  Weich- 
eisen und  Gußeisen  kommt  oft  bei  der  Wahl  des  Materials  für  das 
Joch  in  Betracht,  Für  eine  Nebenschlußmaschine,  die  mit  sehr 
verschiedenen  Klemmenspannungen  arbeiten,  z.  B.  beleuchten  und 
Akkumulatoren  laden  soll,  ist  es  günstig,  das  Joch  aus  Gußeisen 
herzustellen,  weil  die  Leerlaufcharakteristik  dann  allmählicher  ab- 
biegt als  bei  einem  Weicheisenjoch.  In  letzterem  Falle  gelangt  man 
vor  dem  Knie  der  Leerlaufcharakteristik  bald  zu  wenig  stabilen 
Betriebsverhältnissen.  In  allen  solchen  und  ähnlichen  Fällen  ist  es 
zweckmäßig,  auf  den  verschiedenen  Charakter  der  Magnetisierungs- 
kurven der  Materialien  Rücksicht  zu  nehmen. 

Bei  Maschinen  mit  großem  Durchmesser,  bei  welchen  ein  Weich- 
eisenjoch zu  wenig  Festigkeit  besitzt  und  sich  durchbiegen  wird, 
ergibt  der  größere  Querschnitt  eines  gußeisernen  Joches  auch  größere 
Steifigkeit  und  zugleich  ein  besseres  Aussehen  der  Maschine. 

Wenn  man  außerdem  beachtet,  daß  das  Gußeisen  dem  Kon- 
strukteur größere  Freiheit  in  der  Formgebung  gestattet,  daß  es 
leichter  und  rascher  zu  beschaffen  und  zu  bearbeiten  ist,  so  ist  er- 
klärlich, daß  das  Joch  noch  vielfach  aus  Gußeisen  hergestellt  wird. 

Zu  beachten  ist,  daß  das  Gußeisen  infolge  seiner  größeren 
Koercitivkraft  mehr  Zeit  zur  Magnetisierung  und  Entmagnetisierung 
verbraucht  als  Weicheisen;  wo  ein  rasches  Anlaufen  oder  Um- 
magnetisieren  nötig  ist,  wäre  daher  Gußeisen  zu  vermeiden. 

Bei  Maschinen  mit  Kompoundwicklung  und  rasch  wechselnden 
Belastungen,  wie  sie  z.  B.  im  Bahnbetrieb  vorkommen,  ist  die  magne- 
tische Trägheit  der  Kompoundierung  hinderlich,  und  bei  Maschinen 
mit  großen  Eisenmassen  wird  das  Magnetfeld  der  rasch  wechseln- 
den magnetisierenden  Kraft  nur  in  sehr  geringem  Maße  folgen. 
Vollständig  lamellierte  Pole  und  Weicheisenjoch  sind  in  solchen 
Fällen  vorzuziehen. 

In  einzelnen  Fällen  wird  das  Magnetgestell  ganz  aus  Blechen 
zusammengebaut.  Dies  geschieht  z.  B.  bei  den  kompensierten  Ma- 
schinen System  D6ri  und  bei  den  Motoren  der  Johnson-Lundell 
Electric  Traction  Company^),  welche  letztere  ausgeprägte  lamel- 
lierte Pole  haben. 


^)  Siehe  H.  M.  Hobart,  Motoren  für  Gleich-  und  Drehstrom. 

Digitized  by  VjOOQiC 


Befestigung  des  Polschuhes  an  dem  Magnetkern  usw. 


117 


30.  Befesti^ons  des  Polschuhes  an  dem  Magnetkern  und  des 
Magnetkernes  an  dem  Joch.    Jochquerschnitte. 

Verschiedene  Formen  der  Magnetkerne  und  der  Polschuhe,  wie 
sie  zur  Erreichung  eines  günstigen  kommutierenden  Feldes  und 
einer   kleinen    Quermagnetisierung    zu    entwerfen    sind,    sind    auf 


Fig.  205.     Nr.  1  bis  10.     Magnetkerne  und  Polschuhe. 
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Seite  532,  Bd.  I.  ausführlich  besprochen  worden.  Verschiedene  kon- 
struktive Ausführungen  sind  in  Fig.  205  Nr.  1  bis  15  dargestellt. 

In  Nr.  1  und  2  ist  kein  Polschuh  vorhanden,  Magnetkern  und 
Joch  sind  zusammengegossen;  der  Stahlgußpol  Nr.  2  kann  eine 
Höhlung  erhalten. 

In  Nr.  3  und  3  a  bestehen  Joch  und  Magnetkern  aus  Stahlguß, 
und  der  Polschuh,  massiv  oder  lameliiert,  wird  aufgeschraubt. 

Sofern  das  Joch  und  die  Magnetkerne  in  einem  Stück  gegossen 
werden,  bilden  sich  in  den  massiven  Kernen  leicht  Blasen.  Es  ist 
daher  besser,  die  Magnetkerne  entweder  mit  oder  ohne  Polschuh 
besonders  zu  gießen  oder  aus  Weicheisen  zu  schmieden.  In  Nr.  4 
bis  8  sind  solche  Konstruktionen  dargestellt.  —  Besteht  das  Joch 


^i^A^y^^^rW;^^ 


Fig.  205.     Nr.  11  bis  15.     Magnetkerne  und  Polschuhe. 

aus  Gußeisen  und  sind  die  Weicheisenkerxre  stark  gesättigt,  so  ist 
es  gut,  den  Übergangsquerschnitt  vom  Kerne  zum  Joch  zu  ver- 
größern; das  kann  geschehen,  indem  man  den  Fuß  des  Magnet- 
kernes wie  in  Nr.  5  in  eine  Vertiefung  des  Joches  einläßt  oder  eine 
schmiedeeiserne  Platte  S  von  5  bis  10  mm  Stärke  zwischen  Magnet- 
kern und  Joch  einlegt,  wie  in  Nr.  6. 

Bei  großen  Luftinduktionen  wird  der  Kerndurchmesser  oft  so 
groß,  daß  der  Polschuh  nur  richtig  ausgebildet  werden  kann,  wenn 
eine  Einschnürung  des  Querschnittes,  wie  in  Nr.  7,  vorgenommen 
wird.  In  Fig.  Nr.  7  und  8  sind  die  lamellierten  Polschuhe  auf- 
geschraubt, und  an  den  Polspitzen  ist  die  Hälfte  der  Bleche  ab- 
geschnitten. 

Der  Magnetkern  und  der  lamellierte  Polschuh  lassen  sich  auch 
durch  das  Gießverfahren  vereinigen,  indem  man  das  mit  Schwalben- 
schwanz (Nr.  9)  versehene  Blechpaket  in  die  Gußform  einlegt. 
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Dasselbe  Verfahren  wird  auch  angewandt,  um  die  Blechpole 
mit  dem  Joch  zu  verbinden.  Dieses  Verfahren  wird  in  letzter  Zeit 
vielfach  in  Amerika  angewandt. 


Die  Nrn.  10  und  11  veranschau- 
lichen einige  derartige  Ausfüh- 
rungen. 

Die  Figuren  Nr.  13  bis  15 
zeigen  noch  einige  andere  ge- 
bräuchliche Arten  der  Befesti- 
gung von  lamellierten  Polen. 

Jochqnerschnitte.  (Fig.  206 
Nr.  1  bis  15.)  Die  Formen  1 
bis  3  eignen  sich  bei  kleineren 
Maschinen  mit  offener  Bauart 
sowohl  für  Gußeisen  als  Weich- 
eisen. Um  bei  größeren  Ma- 
schinen und  kleinen  Jochquer- 
schnitten, die  man  für  Weich- 
eisen erhält,  die  nötige  Steifig- 
keit zu  erlangen,  wählt  man 
Querschnittsformen  ähnlich  den 
Nr.  7  und  8,  während  die 
Querschnitte  Nr.  10  bis  16  für 
die  gußeisernen  Joche  von 
größeren  Maschinen  bestimmt 
sind. 


1 


Fig.  206.    Nr.  1 — 15.     Jochquerschnitte. 


31.  Material  und  Form  der  Wendepole  und  Wendepol- 

wicklun^en. 

Die  Wendepole  werden  ebenso  wie  die  Hauptpole  aus  Stahl- 
guß, Schmiedeeisen  oder  Blech  ausgeführt.  Gußeisen  kommt  wegen 
seiner  größeren  Raumbeanspruchung  kaum  in  Betracht. 

Fig.  207  zeigt  eine  gebräuchliche  und  einfache  Anordnung  eines 
Wendepoles  mit  Wicklung  (Maschinenfabrik  Oerlikon). 

Bei  Maschinen  gedrängter  Bauart  bietet  die  Unterbringung 
der  Wendepolwicklung  Schwierigkeiten.  In  schöner  Weise  ist  die 
Schwierigkeit  bei  den  Motoren  derRheinuferbahn^)  (Siemens-Schuckert- 
Werke)  gelöst.  Bei  diesen  ist,  wie  Fig.  208  zeigt,  der  Raum  zwi- 
schen Anker  und  Joch  fast  vollständig  ausgenützt. 


»)  £TZ  1906,  S.  316. 


Digitized  by 


Google 


120 


Siebentes  Kapitel. 


Eine  ähnliche  Anordnung  für  große  Maschinen  zeigt  Fig.  209, 
die  von  den  Feiten  &  Guilleaume-Lahmeyerwerken  ausgeführt 
wird.  Die  Wendepolwicklung  ist 
ganz  an  den  Anker  herangerückt, 
dadurch  wird  die  Streuung  der 
Wendepole  verkleinert  und  das 
Ankerfeld  außerhalb  der  neutralen 
Zone  teilweise  kompensiert.  Die 
Wicklung  besteht  aus  Flachkupfer. 
Die  Wicklung  der  Hauptpole  liegt 


Fig.  207.     Wendepol  der  Maschinen- 
fabrik Oerlikon. 


Fig.  208.     Wendepolanordnung 
der  Siemens-Schuckertwerke. 


\     I 

Fig.  209.     Wendepolanordnung  der  Feiten  &  Guilleaume-Lahmeyerwerke. 

Über  der  Wendepolwicklung,  wodurch  eine  Verlängerung  der  Magnet- 
schenkel bedingt  ist. 

Um  an  Wicklungsraum  zu  sparen  und  eine  gute  Kühlung  des 


Digitized  by 


Google 


Material  und  Form  der  Wendepole  und  Wendepolwicklungen,        121 

Kupfers  zu  erreichen,  ist  es  zweckmäßig,  die  Wicklungen  für  größere 
Stromstärken    aus   blankem  Kupfer   herzustellen.     Fig.  210  a  zeigt 


^ir 


Fig.  210  a.     Wendepolwicklung  für  große  Stromstärken. 

einen  Wendepol    mit   rundem  Kern;    die  Wicklung   ist   aus    einem 
Bronzezylinder  durch    Einfräsen    eines   Gewindeganges  entstanden. 


Fig.  210  b. 

In  Fig.  210b  besteht  die  Wicklung  aus  zwei  Lagen  und  der  Pol- 
schuh ist  etwas  schräg  gestellt. 

Die  Morris-Hawkins  Electric  Co.  ordnet  zur  besseren  Unter- 
bringung der  Wicklung  die  W^endepole,  wie  Fig.  211  zeigt,  seitlich 
vom  Joch  an.  Diese  Anordnung  hat  den  Nachteil,  daß  die  Streuung 
groß  wird. 

Fig.  212  zeigt  eine  Anordnung  mit  besonderem  Joch  (Siemens 
Bros.,  London).   Es  sind  hier  zwei  Joche  seitlich  von  den  Magneten 
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angeordnet.  Man  gewinnt  hierdurch 
den  Vorteil,  daß  die  Sättigung 
des  Joches  der  Wendepole  unab- 
hängig von  der  Sättigung  des 
Joches  der  Hauptpole  ist,  so  daß 
für  die  Magnetisierungskurve  der 
Wendepole  die  (nach  Fig.  444, 
Bd.  I)  verlangte  Gerade  für  alle 
Erregungen  der  Hauptpole  erhal- 
ten werden  kann. 


Fig.  211.     Wendepolanordnung 
der  Morris -Hawkins  Electric  Co. 


Fig.  212.  Wendepole  mit  besonderem 
Joch.     Siemens  Bros.,  London. 


32.  Spulenkasten  und  Ma^netspulen. 

Die  Feldwicklung  wird  meistens  in  sog.  Spulenkasten,  welche 
auf  die  Magnetkerne  aufgepaßt  werden,  gewickelt.  Diese  Kasten 
bestehen   entweder   aus   Isolierstoff  (imprägniertem   und  lackiertem 

Papier  oder  Preßspan,  gehärtetem  Asbest, 
Pecolit,  Isolit,  Adit)  oder  aus  Metall  (Zink- 
blech, Eisenblech,  Messingblech,  Messing- 
guß, Gußeisen),  das  mit  Isolierstoff  be- 
kleidet wird.  Vielfach  werden  jedoch  die 
Spulen  ohne  Kasten  hergestellt,  mit  Band 
oder  Schnur  umwickelt  und  gut  isoliert 
auf  den  Magnetkernen  befestigt. 

Da    das    Baumwollband    die    Wärme 
schlecht    fortleitet,    so    ist    es,    wenn   die 
Spannung  nicht  zu  hoch  ist,  zu  empfehlen, 
die  Wicklung   nur  an  einigen  Stellen  mit 
Schnur   zusammenzubinden    und    die    Drähte    weiter   nicht  zu  um- 
wickeln. 

Fig.  2 1 3  gibt  das  Bild  eines  Spulenkastens  aus  Isolit.    Der  An- 


Fig.  213.     Spulenkasten 
aus  Isolit. 
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fang  der  am  inneren  Umfange  beginnenden  Wicklung  wird  durch 
einen  Kanal  am  Flansche  des  Kastens  nach  außen  geführt. 


Fig.  214. 


Fig.  215. 


Zwei  Kasten  aus  Zinkblech  zeigen  die  Figuren  214  und  215, 
während  der  Kasten  Fig.  216  Stimplatten  aus  Messingguß  besitzt, 
mit  denen  ein  Rohr  oder  Zylinder  aus  Eisenblech  von  1  mm  Stärke 
vernietet  wird. 


Fig.  216.     A.-G.  Volta,  Beval. 


Fig.  217.     Union  E.-G.,  Berlin. 


Um  das  Aufpassen  der  Spulen  auf  den  Kern  zu  erleichtern, 
stehen  an  den  Endplatten  am  inneren  Umfange  nur  einzelne  An- 
sätze vor. 

Der  Spulenkasten  Fig.  217  ist  ähnlich  gebaut.  Die  Stirnplatten 
O  bestehen  aus  schmiedbarem  Guß  und  sind  mit  einem  Blech- 
zylinder von  1  mm  Stärke  vernietet.  H  bezeichnet  einen  Holzring 
und  F  einen  Ring  aus  Filz,  der  zwischen  Spule  und  Joch  einge- 
legt wird. 

Zur  Isolierung  werden  die  Spulenkasten  mit  Papier,  Preßspan, 
Baumwolltuch,  Segeltuch,  Mikaleinen  usw.  bekleidet. 
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Die  Stärke  der  Isolation  richtet  sich  nach  der  Spannung  des 
Erregerstromes;  sie  soll  mit  genügender  Höhe  über  die  äußerste 
Drahtlage  vorstehen.  Sie  wird  aus  mehreren  Lagen  hergestellt, 
und  die  einzelnen  Lagen  der  Stirnseiten  und  des  Zylinders  sollen 
sich   überlappen.     Als    Beispiel  ist  in  Fig.  218   die   Isolation  einer 


Fig.  218.     Spulenkasten  aus  Zinkblech  für  500—700  Volt  isoliert. 


1.  Zinkblechgehäuse  1,2  mm. 

2.  Segeltuch  0,65  mm. 

3.  Segeltuch  0,65  miti. 

4.  2  X  geölte  Baumwolle  0,17  mm. 

5.  Preßspan,  geölt  1,0  mm. 


6.  3  X  Papier  ä  0,2  mm. 

7.  Preßspan,  geölt  1,0  mm. 

8.  Segeltuch  0,65  mm. 

9.  Preßspan,  geölt  0,65  mm. 
10.  Hanfsclinur  1,5  mm. 


Spule  für  500  bis  700  Volt  dargestellt.  Die  Gesamtstärke  der  Iso- 
lation erreicht  in  diesem  Falle  3  bis  4  mm.  In  den  Ecken  ist  je 
eine  Windung  aus  Hanfschnur  von  der  Stärke  eines  Drahtdurch- 
messers eingelegt.  Für  Spannungen  bis  220  Volt  genügt  eine  Iso- 
lationsstärke von  1  bis  2  mm. 


U^B-J 


Fig.  220. 


Fig.  219.     A.-G.  Volta,  Reval. 


Fig.  221.    Erregerspule  für  Bahn- 
motor.   Feiten  &  GuiUeaume- 
Lahmey  er  werke. 


Feldspulen  ohne  besondere  Spulenkasten  stellen  die  Fig.  219 
bis  221  dar.  In  Fig.  219  wird  die  Spule  gleichzeitig  mit  dem  Pol- 
schuh festgehalten. 

In  Fig.  220  bezeichnet  H  eine  Hülse  aus  Messingblech,  P  eine 
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Preßspanschicht,  B  Schnurbänder  und  S  eiserne  Stifte,  die  in  den 
Pol  eingeschraubt  sind,  um  die  Spule  festzuhalten. 

Fig.  221  veranschaulicht,  wie  die  Spulen  vom  Joche  aus  fest- 
gehalten werden. 

Magnetspulen  mit  Lüftung  veranschaulichen  die  Fig.  222  und 
223.  In  Fig,  222  sind  in  halber  Tiefe  der  Wicklung  Streifen  aus 
Preßspan  eingewickelt,  zwischen  denen  Luftkanäle  frei  bleiben. 
Die  Endplatten  erhalten  für  den  Luftzutritt  entsprechende  Aus- 
sparungen. 


Fig.  223.    A.  E.  G.,  BerHn. 


Eine  andere  Art  der  Lüftung  zeigt  die  Konstruktion  der  A.  E.-G., 
Berlin,    Fig.  223.     Um    die  Kühlfläche    der  Spule   zu  vergrößern, 
ist  sie  aus  drei  getrennten  Teilen  hergestellt,  die  durch  Holzleisten 
vom  Kerne  und   unter   sich 
isoliert  sind.    Zwischen   den 
Holzleisten    kann    die    Luft 
längs  des  Polkemes  auf  allen 
vier  Seiten  frei  durchströmen. 
Um  den  Querschnitt  für  die 
Luft   zu   vergrößern,  ist  die 
Spule  auf  den  äußeren  Seiten 
leicht  gewölbt. 


T 


~^^ 


%ä^  ä 


Fig.  224. 


Stromableitungen   aus  Magnet- 
spulen. 


Der  für  die  Magnetwicklung  verwendete  Draht  ist  ein-  oder 
zweimal  besponnen.  Einfach  besponnener  Draht  ist  zulässig,  wenn 
jede  Wicklungslage  noch  einen  Lackanstrich  erhält. 

Anfang  und  Ende  der  Wicklung  werden  gewöhnlich,  wie  Fig.  224 
zeigt,    durch  ein  Kupferblech  oder   in   ähnlicher  Art  gefaßt.     Das 
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Blech  wird  gut  isoliert  in  die  Wicklung  eingebettet  und  am  äußeren 
Ende  mit  einer  Öse  versehen,  in  welche  der  Verbindungsdraht,  der 
zur  benachbarten  Spule  führt,  eingelötet  wird. 

Die  Spulen  ohne  besondere  Kasten  werden  mit  Papier,  Baum- 
wollband, Leinwand,  Schnur  usw.  umkleidet;  bei  den  Straßenbahn- 
motoren werden  auch  Einlagen  aus  Mika  und  Mikanit  verwendet. 
Eine  mechanisch  feste  und  gut  isolierende  Oberfläche  wird  auf  fol- 
gende Art  erhalten.  Die  Spule  wird  in  Japan-A-Lack  getränkt, 
mit  Isolierstoff  umkleidet,  wieder  in  A-Lack  getränkt  und  schließlich 
mit  Sterling  Lack  oder  Excelsiorlack  gestrichen. 


33.  Anordnung  der  Doppelschlußwicklung. 

Einige  gebräuchliche  Anordnungen  der  Doppelschlußwicklung 
sind  in  Fig.  225  dargestellt.  In  den  Fig.  225  Nr.  1  bis  3  liegt  die 
Hauptschlußwicklung  über  der  Nebenschlußwicklung;  in  Fig.  225 
Nr.  1  besteht  die  erstere  aus  Draht  oder  Kabel,  in  Fig.  226  Nr.  2 
aus  Draht  von  rechteckigem  Querschnitt,  welcher  weniger  Wick- 
lungsraum beansprucht,  und  in  Fig.  225  Nr.  3  aus  Lagen  von 
Kupferband,  die  durch  Papierzwischenlagen  isoliert  sind.  Da  die 
zwischen  der  Haupt-  und  Nebenschlußwicklung  vorhandene  maxi- 
male Spannungsdifferenz  gleich  der  Klemmenspannung  ist,  ist  eine 
entsprechende  Isolation  vorzusehen. 


m 


2  3  4 

Fig.  225.     Anordnung  der  Doppelschluß wicklung. 


In  den  Fig.  225  Nr.  4  und  226  sind  Haupt-  und  Nebenschluß- 
wicklung getrennt  gewickelt.  Die  Hauptschlußwicklung  besteht  aus 
Kupferband,  das  flach  oder  hochkant  gebogen  wird.  Die  getrennte 
Herstellung  erleichtert  das  Aufbringen  und  Abnehmen  der  Spulen, 
und  auch  in  bezug  auf  die  Abkühlung  ist  diese  Anordnung  günstiger 
als  die  erstbeschriebene.  Fig.  226  entspricht  einer  Ausführung  der 
Westinghouse  Electric  and  Mfg.  Co.;  im  Vordergrund  ist  noch 
eine  Windung  des  Stabankers  sichtbar. 
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Fig.  226.     Westinghouse  Electric  and  Mfg.  Co. 


Wegen  der  großen  Stromstärken  wer- 
den die  Hauptschlußspulen  häufig  gruppen- 
weise parallel  geschaltet.  Fig.  227  zeigt 
eine  Anordnung,  bei  welcher  alle  Spulen 
parallel  geschaltet  sind.  Sj^^  Sc^  sind  zwei 
Sammelschienen,  welche  die  Klemmen  der 
einzelnen  Spulen  untereinander  verbin- 
den. Der  Shuntwiderstand  zur  Regulie- 
rung der  Kompoundierung  wird  ebenfalls 
an  diese  Schienen  angeschlossen. 


Fig.  227.   Parallelschaltung 
von  Hauptschlußspulen. 
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34.  Profan^  der  Isolation« 

Da  die  meisten  Defekte  an  elektrischen  Maschinen  durch  Durch- 
schlagen der  Isolation  entstehen,  so  ist  es  wichtig,  die  Isolation 
genau  zu  prüfen.  Die  Prüfung  soll  in  verschiedenen  Stadien  der 
Fabrikation  vorgenommen  werden,  damit  man  einen  Anhalt  be- 
kommt, wie  die  Isolierstoffe  sich  bei  der  Bearbeitung  verhalten. 

Besteht  die  Ankerspule  aus 
mehreren  Windungen  oder  wer- 
den mehrere  Spulen  vor  dem 
Einlegen  in  die  Ankernuten  ge- 
meinsam isoliert,  so  soll  zu- 
nächst und  zwar  vor  dem  Ein- 
legen der  Spulen  geprüft  wer- 
den, ob  innerer  Kurzschluß 
zwischen  zwei  Windungen  be- 
steht. Zur  Prüfung  wird  ein 
Transformator,  Fig.  228,  be- 
nutzt, und  jede  Spule  S  (oder 
mehrere  gleichzeitig)  zur  sekun- 
dären Wicklung  dieses  Transfor- 
mators gemacht.  Die  obere  Hälfte  des  Transformators  ist  an  einem 
Wagebalken  befestigt,  so  daß  man  sie  leicht  abheben  und  neue 
Spulen  einlegen  kann. 

Zu  beobachten  ist  die  primäre  Stromstärke;  sobald  ein  Kurz- 
schluß sich  einstellt,  steigt  sie  plötzlich  an.  Die  primäre  Spannung 
des  Transformators  wird  so  bemessen,  daß  die  Prüf  Spannung  min- 
destens gleich  der  dreifachen  normalen  Spannung  einer  Spule  wird. 


IBB 


Fig.  228.     Prtiftransformator  für  ein- 
zelne Ankörspulen. 
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Fig.  229.     Prüftransformator 
für  fertige  Anker. 


Die  gleiche  Prüfung  kann  nötigenfalls  wiederholt  werden,  nach- 
dem die  Spulen  eingelegt  sind.  Hierzu  dient  die  in  Fig.  229  dar- 
gestellte Einrichtung.  Der  auf  den 
Anker  aufgesetzte  Bügel  trägt  die 
primäre  Spule  des  Transformators. 

Nachdem  alle  Spulen  auf  den 
Anker  gebracht  und  bevor  sie  mit 
dem  Kommutator  verbunden  sind,  er- 
folgt die  erste  Prüfung  auf  Körper- 
schluß (Schluß  gegen  den  Ankerkör- 
per); die  zweite  Prüfung  wird  vorge- 
nommen, nachdem  der  Anker  voll- 
kommen fertiggestellt  ist.  Außerdem 
kann  während  der  Herstellung  der 
Wicklung  mit  einem  direkt  zeigen- 
den Galvanometer  wiederholt  eine 
Isolationsmessung  vorgenommen  wer- 
den, wodurch  direkte  Kurzschlüsse  so- 
fort ermittelt  werden. 

Bei  der  Wahl  der  Spannung  des 
Wechselstromes  zur  Prüfung  auf  Körperschluß  ist  zu  beachten,  daß 
der  Anker  in  warmem  Zustande  einen  kleineren  Isolationswider- 
stand besitzt  als  im  kalten. 

Die  Magnetspulen  können  auf  ihre  Isolierfestigkeit  ebenfalls 
mit  dem  Apparat  Fig.  228 
geprüft  werden.  Bei  der 
St.  Louis  Transit  Com- 
pany^) ist  speziell  für  die 
Prüfung  der  Magnetspulen 
von  Bahnmotoren  ein  Ap- 
parat nach  Fig.  230  in  An- 
wendung. Dieser  beruht 
auf  demselben  Prinzip  wie 
die  Anordnung  Fig.  228, 
ist  jedoch  in  der  Hand- 
habung bequemer,  weil 
der  obere  Teil  des  Trans- 
formators drehbar  ge- 
lagert und  durch  ein  Ge- 
wicht ausbalanciert  ist. 

Ein  gut  isolierter  Anker  soll  bei  einer  Prüf  dauer  von  einer 
Minute  folgende  Spannungen  aushalten: 


Fig.  280.     Apparat  zur  Prüfung  der  Magnet- 
spulen von  Bahnmotoren. 


^)  ETZ  1904,  S.  342. 

Arnold,  Glcichatrommaschine.   IT.  2.  Aufl. 
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Elemmenspannang  Wicklang  gegen  den  Körper 

des  Ankers  bis  kalt  warm  (60  *C) 

260  Volt  2000  Volt  1500  Volt 

500     „  2600     „  2000     „ 

750     „  3200     „  2500     „ 

1000     „  4000     „  3000     „ 

Die  Anker  von  Straßenbahnmotoren  für  500  Volt  Klemmenspan- 
nung werden  vielfach  mit  4000  bis  5000  Volt  geprüft.  Den  an- 
gegebenen Spannungen  liegt  eine  annähernd  sinusförmige  Span- 
ivungskurve  zugrunde,  so  daß  die  maximale  Spannung  V2  mal  so 
groß  wird. 

Bevor  der  Kommutator  mit  der  Wicklung  verbunden  wird, 
wird  die  Isolation  der  Lamellen  gegen  das  Gehäuse  und  unter  sich 
geprüft.  Die  Prüfspannung  darf  um  500  bis  1000  Volt  größer  sein  als 
die  oben  für  die  Wicklung  angegebene.  Die  Prüfung  auf  Körper- 
schluß erfolgt  in  der  Art,  daß  die  Lamellen  mittelst  eines  Drahtes 
kurzgeschlossen  werden,  so  daß  alle  Lamellen  gleichzeitig  die 
Spannungsdifferenz  gegen  das  Gehäuse  auszuhalten  haben. 

Für  die  Prüfung  der  Isolation  zwischen  den  Lamellen  genügt 
in  allen  Fällen  eine  Spannung  von  250  Volt. 

Die  Verbandsnormalien  schreiben  eine  Prüfung  auf  Isolier- 
festigkeit (Durchschlagsprobe)  bei  warmem  Zustande  der  Maschine 
vor,  und  zwar  müssen  Maschinen  bis  5000  Volt  mit  der  doppelten 
Betriebsspannung,  jedoch  nicht  mit  weniger  als  100  Volt  geprüft 
werden  und  müssen  diese  Spannung  7«  Stunde  lang  aushalten. 

Diese  Bedingungen  gelten  auch  für  die  Magnetspulen  der  Neben- 
schlußmaschinen. 

Für  Magnetspulen  mit  Fremderregung  ist  die  Prüfspannung 
das  Dreifache  der  Erregerspannung,  jedoch  mindestens  100  Volt. 
Es  ist  für  diese  Spulen  eine  höhere  Prüf  Spannung  gewählt,  weil 
beim  Abschalten  in  der  Magnetwicklung  hohe  Spannungen  auf- 
treten können. 

Die  Angaben  über  die  Prüfspannungen  gelten  unter  der  Annahme, 
daß  die  Prüfung  mit  der  gleichen  Stromart  vorgenommen  wird, 
mit  welcher  die  Wicklungen  im  Betriebe  benutzt  werden.  Wird 
jedoch  die  Magnetwicklung  mit  Wechselstrom  geprüft,  so  braucht 
nur  der  0,7  fache  Wert  der  vorgenannten  Prüf  Spannungen  angewen- 
det zu  werden. 
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36.  Aasbalancierung  der  rotierenden  Teile. 

Um  Erschütterungen  der  Maschine  zu  verhindern  und  einen 
möglichst  ruhigen  Gang  der  rotierenden  Teile  zu  erhalten,  was 
mit  Rücksicht  auf  die  Kommutation  und  die  Beanspruchung  der 
Lager  und  der  Isolierstoffe  der  Maschine  durchaus  erforder- 
lich ist,  müssen  Anker  und  Kommutator  ausbalanciert  werden.  Bei 
Maschinen  mit  mäßiger  Umfangssgeschwindigkeit  (bei  Ankern  bis 
etwa  30m/sec,  bei  Kommutatoren  bis  20  m/sec)  reicht  eine  statische 
Ausbalancierung  aus.  Zunächst  wird  der  Ankerkörper  ohne 
Bewicklung  ausbalanciert  und  nach  Fertigstellung  der  Wicklung 
nochmals  geprüft.  Die  statische  Ausbalancierung  geschieht,  indem 
der  Anker  mit  einer  Welle  auf  zwei  horizontale  Schneiden  gelagert 
und  untersucht  wird,  ob  in  irgend  einer  Lage  ein  Übergewicht  nach 
einer  Seite  vorhanden  ist.  Dieses  Übergewicht  wird  dann  aus- 
geglichen, indem  man  durch  Ausbohrungen  Material  fortnimmt,  oder 
indem  man  Stücke  einschraubt  oder  in  besonders  hierzu  angeordnete 
Taschen  Blei  eingießt. 


rßiL<:^fe^A 


-tf^E- 


Fig.  231a.    Bei  der  Ausbalanoierung  verwendetes  Lager  der  A.  E.-G.,  Berlin. 


Bei  Maschinen  mit  höherer  Umfangsgeschwindigkeit  reicht  die 
statische  Ausbalancierung  in  der  Regel  nur  dann  aus,  wenn  die 
einzelnen  Teile  des  Ankers,  wie  der  Ankerstem  und  die  Preß- 
platten der  Ankerbleche  für  sich  ausbalanciert  werden.  Die  Anker- 
bleche sind  in  diesem  Falle  paketweise  mit  dem  Anker  auszu- 
balancieren und  die  Wicklung  ist  aus  ganz  gleichartigen  Teilen 
zusammenzusetzen.  —  Meist  ist  es  jedoch  für  Anker  mit  hohen 
Umfangsgeschwindigkeiten  notwendig  eine  dynamische  Aus- 
balancierung vorzunehmen,  denn  auch  dann,  wenn  der  Anker- 
körper statisch  vollkommen  ausbalanciert  ist,  können  Erschütte- 
rungen dadurch  auftreten,  daß  nicht  alle  Ebenen  senkrecht  zur 
Welle   ihren  Schwerpunkt   in  der  Achsenmitte  haben.    Ist  dies  der 


9* 


Digitized  by 


Google 


132 


Achtes  Kapitel. 


Fall,  so  treten  Kräftepaare  auf,  welche  die  Welle  auf  Biegung  be- 
anspruchen. 

Die  dynamische  Ausbalancierung  geschieht,  indem  man  den 
Ankerkörper  mit  Welle  versehen  in  Rotation  versetzt  und  die  Welle 
auf  beiden  Seiten  so  lagert,  daß  sie  frei  ausschwingen  kann.  Dies 
kann  z.  B.  geschehen,  indem  man  die  Lager  der  Welle  an  Draht- 
seilen aufhängt.  Man  erhält  jetzt  mittelst  festgehaltener  Elreide 
auf  dem  schwingenden  Ankerkörper  Zeichen  an  den  Stellen,  welche 
den  größten  Ausschlag  haben. 

Die  A.  E.-G.  stützt,  wie  Fig.  231a  zeigt,  die  Lager  auf  Kugeln 
und  beschränkt  ihren  seitlichen  Ausschlag  durch  Federn.  Die 
Schwingungen  der  Lager  werden  durch  einen  Zeiger  in  vergrößer- 
tem Maßstab  angezeigt. 

Anstatt  dem  Lager  durch  Rollen  und  Federn  Beweglichkeit 
zu  verschaffen,  kann  es  auch  auf  Gummikissen  gestellt  werden, 
ein  Verfahren,  das  mit  gutem  Erfolg  in  Gebrauch  ist. 

Der  Antrieb  des  Ankers  erfolgt  in  allen  Fällen  durch  einen 
möglichst  leichten  Riemen,  der  auf  dem  Ankerkörper  aufliegt  und 
durch  einen  Motor  angetrieben  wird. 


ffjf/ 


Fig.  231b. 

Damit  der  vom  Riemen  auf  den  Anker  ausgeübte  Zug  mög- 
lichst klein  gemacht  werden  kann,  muß  der  Motor  mit  einer  Riemen- 
spannvorrichtung versehen  sein,  damit  beim  ersten  Antrieb  der 
Riemen  etwas  fester  angespannt  und  nachher  gelockert  werden  kann. 

Um  die  Stelle  zu  bestimmen,  an  der  das  Gegengewicht  anzu- 
bringen ist,  wird  der  Anker  einmal  nach  links  und  das  andere  Mal 
nach  rechts  angetrieben,  und  zwar  mit  einer  Umdrehungszahl,  die 
der  kleinsten  Eigenschwingungszahl  des  Ankers  entspricht.  Sie  wird 
durch  langsames  Steigern  der  Umdrehungszahl  ermittelt. 


Digitized  by 


Google 


Ausbalancierung  der  rotierenden  Teile. 


133 


Für  beide  Drehrichtungen  werden  dann  mittelst  Kreide  (für 
jede  Drehrichtung  eine  besondere  Farbe)  die  Stellen  des  gi'ößten 
Ausschlages  markiert.  Von  den  Mitten  der  erhaltenen  Marken  a 
und  h  (Fig.  231b)  ausgehend  und  der  ihnen  zugehörigen  Pfeil- 
richtung folgend,  erhält  man  den  Halbierungspunkt  c.  Diesem 
diametral  gegenüber  ist  das  Schwergewicht  G  anzubringen. 

Es  ist  zu  empfehlen,  den  Anker  vor  der  Ausbalancierung  mehrere 
Stunden  bei  voller  Tourenzahl  laufen  zu  lassen,  damit  die  Wick- 
lung sich  setzt  und  eine  unveränderliche  Lage  annimmt,  die  sich 
später  im  Betriebe  nicht  mehr  ändert.  Ein  festes  und  sicheres  Zu- 
sammenbauen der  Wicklung  ist  dabei  von  größter  Wichtigkeit. 

Um  das  Anbringen 
von  Zusatzgewichten  zu 
erleichtern,  werden  beson- 
dere Vorrichtungen  vorge- 
sehen. In  Tafel  VIT  (Tur- 
bogenerator der  A.-G. 
Brown,  Boveri  &  Co.) 
sind  z.  B.  Aussparungen 
in  den  Schrumpfringen 
des  Kommutators  ange- 
bracht, während  in  Tafel  IV 
(Turbogenerator  der  Ge- 
sellschaft für  Elektri- 
sche Industrie,  Karlsruhe  i.  B.)  im  Ankerkörper  eine  Reihe 
mit  Gewinde  versehener  Löcher  gebohrt  sind,  in  welche  Bolzen  ge- 
schraubt werden  können. 

Eine  bequeme  Methode  zum  raschen  Ausbalancieren  hat  Fer- 
ranti  im  E.P.  4556B  vom  Jahre  1904  angegeben  (Fig.  232).  Am 
Rande  des  Ankerkörpere  ist  eine  schwalbenschwanzförmige  Rinne  h 
eingedreht,  in  die  man  eine  Reihe  Zusatzgewichte  d  einschiebt. 
Diese  Gewichte  werden  so  lange  am  Umfang  verschoben  und  durch 
Schrauben  f  angepreßt,  bis  dynamisches  Gleichgewicht  vorhanden  ist.^) 


Fig.  232. 


»)  Niethammer,  Z.  f.  E.  1905,  S.  500. 
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36.  Einteilung  der  Lager. 

Die  Berechnung  der  Lagerreibung  und  der  Lagererwärmung 
wurde  eingehend  im  Band  I  (S.  671  u.  747)  erörtert.  Wir  wollen 
uns  hier  auf  die  Konstruktion  der  Lager  beschränken. 

Die  Lager  für  Maschinen  mit  horizontaler  Welle  sind  entweder 
Gleitlager  oder  Kugellager. 

Auch  kommen  Maschinen  mit  vertikaler  Welle  häufig  vor, 
z.  B.  für  direkte  Kupplung  mit  Zentrifugen  oder  Wasserturbinen, 
für  Umformeraggregate  (um  Platz  zu  sparen)  und  für  Zentrifugal- 
pumpen. Auch  bauen  einige  Firmen  ihre  Turbogeneratoren  mit 
vertikaler  WeUe  (z.  B.  General  Electric  Co.).  Für  kleinere  Ma- 
schinen (z.  B.  für  Kupplung  mit  Zentrifugen)  verwendet  man  mit 
Vorteil  Kugellager.  Für  größere  Maschinen  kommen  nur  Spur- 
lager, welche,  wenn  erforderlich,  mittelst  Öldruckes  entlastet  werden, 
in  Betracht.  Im  allgemeinen  ist  gerade  das  Spurlager  der  schwache 
Punkt  bei  Maschinen  mit  vertikaler  Welle;  so  kann  z.  B.  ein  Ver- 
sagen der  Preßölpumpe  ernstliche  Beschädigungen  mit  sich  bringen. 
Aus  diesem  Grunde  haben  die  Maschinen  mit  vertikaler  Welle  sich 
verhältnismäßig  wenig  eingebürgert. 

Ein  Beispiel  eines  Umformeraggregates  mit  vertikaler  WeUe 
zeigt  Tafel  I. 

Wir  wollen  im  Nachfolgenden  die  Gleitlager  und  die  Kugel- 
lager gesondert  betrachten. 
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37.  Gleitlager. 

Die  Gleitlager  werden  im  Dynamobau  mit  Ausnahme  der  Lager 
von  Bahnmotoren  fast  immer  mit  Ringschmierung  versehen. 


Fig.  233.     Ateliers  de  Constructions  Electriqaes  de  Charleroi. 

In  Fig.  233  ist  ein  kleines  Lager  mit  einteiliger  Lagerschale 
oder  Lagerbüchse  aus  Bronze,  wie  es  in  ähnlicher  Art  vielfach  aus- 
geführt wird,   abgebildet.     Ein  Lager   von   größeren  Abmessungen 


Fig.  234.     GeseUschaft  für  Elektrische  Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 

mit  einteiliger  Schale  und  zwei  Schmierringen  zeigt  Fig.  234.    Ob- 
wohl Lager  von  300  bis  400  mm  Länge  bei  rasch  laufenden  Wellen 
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von  einein  Schmierring  noch  genügende  Schmierung  erhalten,  ist 
es  der  Sicherheit  wegen  doch  ratsam,  bei  Längen  über  etwa  150 
bis  200  mm  zwei  Schmierringe  anzuwenden.  Auf  der  einen  Seite 
ist  die  Lagerschale  erweitert,  damit  das  von  der  Welle  abgeschleuderte 
öl  aufgefangen  wird.  Der  Lagerkörper  ist  zweiteilig,  so  daß  bei 
abgehobenem  Deckel  der  Anker  aus  dem  Gestell  gehoben  wer- 
den kann. 

Gebräuchliche  Arten  von  größeren  Lagerkonstruktionen  stellen 
Fig.  235  und  236  dar.  Die  Lagerschale  ist  zweiteilig;  sie  besteht 
aus  zähem  Gußeisen  und  einer  Fütterung  aus  einer  weichen  Legie- 
rung von  Weißmetall.^) 


1-^ . 

Fig.  235.     Gesellschaft  für  Elektrische  Industrie,  Karlsrahe  i.  B. 


Das  weiche  Lagermetall  ermöglicht  ein  gutes  und  rasches  Ein- 
laufen der  W^elle  und  ist  daher  sehr  zu  empfehlen.  Die  Legierung 
wird  um  ein  Kaliber,  das  durch  Führungen  in  der  Mitte  der  Lager- 
schalen gehalten  wird,  in  flüssigem  Zustande  eingegossen.  Ein 
Ausbohren  der  Schalen  ist  nicht  notwendig. 

Eine  eigenartige  Konstruktion  des  Lagerkörpers  zeigt  das  in 
Fig.  237  abgebildete  Lager  der  A.-G.  Volta,  Reval.  Die  Lager- 
schale ist  einteilig  und  die  umschließende  Gußhülse  mit  der  Öl- 
kammer  wird  mittelst  zweier  Schrauben  auf  dem  Lagerbock  be- 
festigt. Diese  Abtrennung  des  Lagers  hat  für  die  Fabrikation  und 
die  Verwendung  gewisse  Vorteile. 

Die  Dicke  der  'Weißmetallschicht  ist  im  allgemeinen 

16 
^)  Z.  B.  Magnoliametall,  eine  Legierung  aus  Blei,  Zinn  und  Antimon. 
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und  die  Dicke  der  Gußschale 

~  6  ' 

wo  dg  den  Zapfendurchmesser  bedeutet. 

Bei  den  jetzt  angeführten  Gleitlagern  sitzt  die  Lagerschale  auf 
der  ganzen  Länge  fest  im  Lagerkörper  auf,  ein  Verbiegen  der 
Schale,  das  eine  sehr  ungleichmäßige  Verteilung  der  Pressung  zur 
Folge  haben  würde,  wird  daher   nicht   stattfinden,    dagegen   kann 


Fig.  237. 
A.-a.  Volta,  Reval. 


sich  das  Lager  nicht  selbsttätig  in  die  Achsenrichtung  einstellen, 
wodurch ,  bei  ungenauer  Arbeit  oder  Durchbiegung  der  Welle, 
ebenfalls  hohe  Lagerpressungen  entstehen  können.  Einige  Kon- 
strukteure wenden  daher  Gleitlager  mit  Kugelschalen  an,  be- 
sonders wenn  eine  Welle  mehr  als  zwei  Lager  erhält.  Da  die  Be- 
rührungsfläche mit  dem  Lagergehäuse  wesentlich  verkleinert  wird, 
ist  die  Abkühlung  der  Lager  verschlechtert. 

Ein  solches  Lager  der  Bergmann  Elektromotoren-  und 
Dynamo  werke  veranschaulicht  Fig.  238  und  ein  ebensolches  Fig.  239, 
das  einer  von  den  Ateliers  de  Constructions  Electriques  de 
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Charleroi  ausgeführten  Dynamo  entnommen  ist.  Die  äußere  Lager- 
schale ist  aus  Stahlguß  und  sehr  kräftig  gehalten,  so  daß  eine  Ver- 
biegung  nicht  eintritt;  in  der  Mitte  ist  sie  kugelförmig  abgedreht 
und  in  dem  kugelförmig  ausgedrehten  Lagerkörper  beweglich. 


Fig.  238.     Bergmann  Elektromotoren- 
und  Dynamowerke. 


Wird  das  Produkt  aus  spezifischem  Flächendruck  und  Umfangs- 
geschwindigkeit pv^  größer  als  15  bis  20,  was  meist  bei  großen 
Turbogeneratorlagem  der  Fall  ist,  so  reichen  die  Ringe  zur  Her- 
beiführung des  nötigen  Öles  nicht  mehr  aus.  Man  muß  dann  das 
öl  unter  Druck  zuführen  und  das  Lager  künstlich  kühlen. 

Ein  Turbogeneratorlager  mit  Preßöl  und  künstlicher  Kühlung  zeigt 
Fig.  240.  Die  Konstruktion  stammt  von  der  Elektrizitäts-Gesell- 
schaft Alioth.^)  Das  Lager  setzt  sich  aus  zwei  Teilen  zusammen. 
Die  Lagerung  der  beiden  Lagerschalen  findet  in  einer  in  der  Mitte  des 

*)  Niethammer,  Elektrotechnik  und  Maschinenbau  1906,  S.  739. 
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Lagerbockes  abgestützten  Hülse  statt,  die  infolge  ihrer  kurzen  Ab- 
stützung  sich  einstellen  kann.  Das  System  schmiegt  sich  daher 
jeder  Deformation  des  Lagerzapfens  leicht  an.  Die  Lagerschalen 
sind  mit  Weißmetall  ausgegossen.  Bei  der  Konstruktion  ist  Sorge 
getragen,  daß  die  warme  Luft  oben  aus  dem  Lager  treten  kann. 


Fig.  239.     Ateliers  de  Constructions  Eloctriques  de  Charleroi. 


Fig.  240.     E.-G.  Alioth. 

Das  Preßöl  tritt  von  unten  in  die  Lagerschalen  ein.  Außerdem 
sind  noch  Schmierringe  vorgesehen.  Im  Ölbehälter  sind  Kühl- 
schlangen eingebaut.     Es   hat   sich   bei   diesem  Lager  gezeigt,  daß 
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bei  einer  Zapfengeschwindigkeit  von  10,5  m/sec  die  Ringschmierung 
noch  allein  ausreicht  und  daß  bei  einer  Zapfengeschwindigkeit  unter 
14  m/sec  eine  besondere  Kühlung  des  Öles  noch  nicht  nötig  ist. 
Der  Ölverbrauch  betrug  bei  13  m/sec  Zapfengeschwindigkeit  0,8  l 
pro  Minute  bei  1,5  Atmosphären  Druck. 

Die  künstliche  Kühlung  kann  durch  Wasser  auch  so  erfolgen, 
daß  in  die  Lagerschalen  Röhren  eingegossen  werden  oder  indem 
die  Lagerschalen  doppelwandig  ausgeführt  werden. 

Ein  Turbinenlager  mit  doppelwandigen  Lagerschalen  und  Preß- 
ölschmierung  zeigt  Fig.  241  nach  einer  Ausführung  der-  Maschinen- 
fabrik Oerlikon.^) 

Die  Gleitlager   haben    zwei    grundsätzliche  Mängel,   welche  in 
der  Notwendigkeit  des  Einlaufens  und  in  der  Abhängigkeit  von  der 
Schmierung  bestehen.    Das  Ein- 
laufen  hängt  von  der  Art   des  ^X. 
Lagermetalls  ab.  Nach  dem  Ein-                             '  ^^~ 
laufen  ist  das  Schmiermittel  von 
größerem  Einfluß  als  das  Lager- 
metall, nur  wenn  Fremdkörper 
ins  Lager  gelangen,  kommt  die 
gute  oder  schlechte  Eigenschaft 
der  Lagermetalle  zur  Geltung. 
Die  Zapfenpressung  kann  um  so 
größer  gewählt  werden,  je  voll- 
kommener  das    Einlaufen    und 
die   Schmierung    erfolgt.      Die 
Schmierung  erfolgt  um  so  besser, 

je  rascher  die  Welle  umläuft,  in  allen  Fällen  ist  jedoch  auf  eine  gute 
und  zweckmäßige  Zu-  und  Abfuhr  des  Öles  größtes  Gewicht  zu  legen. 

Die  Ölzufuhr  zu  den  Gleitflächen  wird  durch  sog.  Schmier- 
nuten (s.  Fig.  238  und  239),  welche  an  den  inneren  Flächen  der 
Lagerschalen  hergestellt  werden,  wesentlich  verbessert.  Eine  gute 
Schmierung  erhält  man  nach  J.  Riemer,*)  wenn  man  denZapfen 
mit  wenigen  flachen  Schmiernuten  in  Richtung  der  Achse  versieht. 
Die  Ränder  der  Nuten  müssen  natürlich  mit  einer  Schlichtfeile 
sorgfältig  abgerundet  werden.  Bei  großen  Dynamos  haben  sich 
diese  Nuten  vorzüglich  bewährt  und  wesentlich  geringere  Lager- 
längen ermöglicht. 

Die  Schmierringe  werden  aus  Bronze  ein-  oder  zweiteilig 
hergestellt.     Sie  dürfen  nicht    zu  tief   in    das  Öl   eintauchen,   weil 


Fig.  241.     Maschinenfabrik  Oerlikon. 


*)  Electrician  1906,  S.  455. 

')  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ing.  1895,  S.  654  u.  f. 
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sonst  ihre  Geschwindigkeit  infolge  der  vermehrten  Reibung  ver- 
ringert wird.  —  Der  Ölbehälter  soll  tief  sein,  damit  sich  die  Ver- 
unreinigungen des  Öles  zu  Boden  setzen  können. 

Bei  der  Ölabfuhr  ist  hauptsächlich  zu  beachten,  daß  das  Öl 
nicht  außerhalb  des  Lagers  gelangt  und  die  Maschine  verunreinigt. 
Das  öl   quillt   sowohl  an   den   beiden  Enden  als  durch  die  Fugen 


ajd 
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Fig.  242. 


Fig.  243. 


Fig.  244. 


Fig.  245. 
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Fig.  246. 


Fig.  247. 


Fig.  248. 


von  geteilten  Lagerschalen  heraus.  In  den  Fig.  242  bis  248  sind 
verschiedene  Anordnungen  gezeichnet,  welche  den  Zweck  verfolgen, 
das  an  den  Enden  der  Lagerschalen  austretende  Öl  von  der  Welle 
abzuschleudern.  Vorzüglich  bewährt  sich  die  in  Fig.  233  und  auch 
in  den  Lagerkonstruktionen  Fig.  237  und  238  dargestellte  Form 
der  Lagerschale.  Bevor  das  öl  au&tritt,  gelangt  es  zu  einer  Rille 
der  Schale  und  fließt  von  da  durch  kleine  Öffnungen  ab. 

Damit  das  öl  nicht  seitlich  durch  den  Schnitt  des  Lagerdeckels 
austreten  kann,  ist  dieser  Schnitt  in  den  Lagern  Fig.  234,  235, 
236,  238  höher  gelegt,  als  der  Schnitt  der  Lagerschalen. 
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38.  Kugellager. 

Die  Kugellager  werden  heutzutage  viel  gebraucht,  und  zwar 
hauptsächlich  für  Maschinen  bis  etwa  30  KW.  Sie  haben  sich  da 
als  vollkommen  betriebssicher  und  gerade  für  die  Zapfengeschwin- 
digkeiten normaler  Dynamomaschinen  als  ganz  besonders  geeignet 
erwiesen.  Diese  Betriebssicherheit  verdanken  sie  zum  großen  Teil 
den  Vervollkommnungen  der  Stahlkugeln  und  Spurringe  durch  die 
Deutschen  Waffen-  und  Munitionsfabriken.  Durch  Unter- 
suchungen von  Prof.  Stribeck^)  wurde  der  Beweis  erbracht,  daß 
richtig  bemessene  und  sorgfältig  durchgebildete  und  ausgeführte 
Kugellager  gerade  hinsichtlich  der  Betriebssicherheit  weitgehenden 
Anforderungen  entsprechen  und  ihre  Anwendung  auch  dort  an- 
gezeigt ist,  wo  Gleitlager  rasch  abgenützt  werden.  Die  Kugellager 
haben  gegenüber  den  Gleitlagern  u.  a.  folgende  Vorteile: 

1.  Geringere  Abnützung,  und  infolgedessen  eine  dauernd 
zentrische  Lage  des  Ankers,  wodurch  kleinere  Lufträume  zulässig 
werden. 

2.  Geringere  Verluste. 

3.  Geringere  Raumbeanspruchung,  besonders  in  axialer  Rich- 
tung, dadurch  gedrängtere  Bauart  der  Maschine  und  kürzere  Wellen. 

4.  Geringerer  Verbrauch  an  Schmiermaterial,  dadurch  geringere 
Überwachung  (Schmieren  nur  einmal  pro  Monat)  und  keine  Ver- 
unreinigung durch  Austropfen  von  Öl. 

5.  Einlaufen  des  Lagers  ist  nicht  erforderlich. 

6.  Leichtere  Auswechselbarkeit. 
Fig.  249  zeigt  eine  ältere  Ausführung  der  Deutschen  Waffe n- 

und  Munitionsfabriken. 

Sie  besteht  aus  einem  inneren  Lauf- 
ring a,  einem  äußeren  Lauf  ring  6,  den 
Kugeln  c  und  dem  Schlosse  Ä  mit  Schraube 
e;  letzteres  verschließt  die  zum  Einfüllen 
der  Kugeln  angebrachte  Öffnung.  Die 
Laufringe  sind  gehärtet,  ihre  Auflage- 
flächen geschliffen,  die  Laufbahnen  poliert,  ^It  dLS^T^^^ 
und  ebenso  sind  die  Kugeln  gehärtet,  ge-  ^/^  M^unitionsfabriken. 
schliffen  und  poliert. 

Diese  Anordnung  hat  den  Nachteil,  daß,  sobald  sich  die  Welle 
durchbiegt,  der  Ring  a  nicht  mehr  in  der  Ebene  des  Ringes  b  steht 
und    daher   die  Kugeln    an  verschiedenen  Stellen    des  Ringes   mit 

»)  Z.  d.  V.  D.  1.  1901,  S.  73. 
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verschiedener  Geschwindigkeit  laufen  müssen.  Hierdurch  stoßen 
die  Kugeln  aufeinander,  werden  unrund  und  erzeugen  ein  singen- 
des oder  pfeifendes  Geräusch. 


Fig.  250. 


Lauf ringsy Stern   neuerer  Konstruktion  der  Deutschen  Waffen-   und 
Munitionsfabriken. 


Fig.  251   und  252.     Einbau  der  Kugellager  nach  Fig.  250. 

Bei  der  neueren  Konstruktion  ist  dies  beseitigt.  Es  ist  hier  nur 
etwa  die  Hälfte  des  Raumes  mit  Kugeln  ausgefüllt,  und  zwischen  die 
Kugeln  sind  Spiralfedern  eingelegt.  Die  Federn  sind  innen  mit 
Filz  ausgefüllt  und  wirken  als  ein  mitrotierendes  Schmierkissen. 

Eine  derartige  Konstruktion  der  Deutschen  Waffen-  und 
Munitionsfabriken   zeigt   Fig.  250.     Bei   dieser  Ausführung  sind 
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die  Federn  an  ihren  En- 
den noch  in  Platten  be- 
festigt und  um  jede  Feder 
ist  eine  Schelle  gelegt. 

Fig.  251  und  252^) 
zeigen  den  Einbau  der 
Kugellager  auf  der  Kom- 
mutatorseite und  auf  der 
Riemscheibenseite  bei  ei- 
ner Maschine  mit  Lager- 
schildem.  Die  inneren 
Laufringe  sind  gegen  An- 
sätze der  Welle  gespannt, 
und  zwar  in  Fig.  251  durch 
eine  festgezogene ,  ge- 
sicherte Mutter  und  in 
Fig.  252  durch  ein  Rohr- 


Fig.  253.    Kugellager  in  Lagerbock  angeordnet. 


Stück,  gegen  welches  sich  die  festgekeilte  Nabe  der  Riemscheibe 
legt.  Der  Spielraum  zu  beiden  Seiten  der  äußeren  Ringe  ist  so  be- 
messen, daß  nur  das 
Laufringsystem  auf  der 
Kommutatorseite  die 
axiale  Fixierung  der 
Welle  übernimmt,  wäh- 
rend der  äußere  Lauf- 
ring des  Systems  auf 
der  Riemscheibenseite 
so  viel  Luft  hat,  daß 
selbst  bei  groben  Un- 
genauigkeiten  ein  seit- 
liches Verspannen  der 
Laufringsysteme  nicht 
vorkommen  kann. 

Fig.  253  zeigt  ein 
in  einem  Lagerbock 
angeordnetes  Kugel- 
lager. Hier  wird  der 
innere  Ring  durch  eine 
Mutter  auf  die  Welle 
gegen  den  Ansatz  der  Welle  gepreßt. 

Fig.   254   zeigt   nach   einer  Ausführung    der   E.-A.-G. 


Fig.  254.     E.-A.-G.  vorm.  Kolbon  &  Co. 


vorm. 


^)  Broschüre  der  Dentschen  Waffen-  und  Munitionsfabriken. 
Arnold,  Gleicbstrommascbine.  IT.   2.  Aufl.  10 
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Kolben  &  Co.  die  Anwendung  von  Kugellagern  bei  einem  klei- 
neren Motor  mit  vertikaler  Welle.  Es  sind  hier  zwei  Systeme  an- 
geordnet. Das  eine  dient  zur  Aufnahme  des  axialen  Druckes, 
das  andere  als  Führungslager. 

Nach  den  Untersuchungen  von  Prof.  Stribeck  ist  die  zu- 
lässige Belastung  P^  einer  Kugel  dem  Quadrate  ihres  Durchmessers 
^k  proportional,  also 

Für  die  Laufringsysteme  der  Deutschen  Waffen-  und  Munitions- 
fabriken, mit  Kugeln  in  hohler  Rinne,  deren  Krümmungsradius  = 
f  d^  ist,  wird 

Ä=150 

gesetzt;  die  Versuche  ließen  sich  jedoch  bis  Ä  =  450  noch  ausführen. 
Nimmt   man    an,    daß   nur   der  fünfte  Teil    der  Kugeln   voll- 
tragend ist,  so  wird  die  zulässige  Belastung  P  des  Lagers 

j>^^ha^^=zo  zdu\ (1) 

wo  Z  die  Anzahl  der  Kugeln  bedeutet  und  dj,  in  cm  einzusetzen  ist. 
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39.  Beispiele  ausgeführter  Maschinen. 

1.  Vereinigte  Elektrizitats -Aktiengesellschaft,  Wien.  Motor, 
2,6  PS,  2660  Umdr.  pro  Min.  160  Volt,  15,5  Amp.  (Fig.  255 
und  266.) 

Dieser  raschlaufende  vertikale  Kapselmotor  dient  zum  direkten 
Antrieb  einer  Zentrifugalpumpe  und  ist  vollständig  geschlossen. 
Das  obere  Lager  ist  als  Kugellager  ausgebildet  und  trägt  den  ro- 
tierenden Teil  des  ganzen  Aggregates.  Es  ist  durch  eine  abschraub- 
bare Deckelklappe  zugänglich.  ■  Das  untere  Lager  ist  ein  Führungs- 
lager. Die  Schmierung  erfolgt  in  beiden  selbsttätig,  indem  das  Öl 
infolge  Rotation  durch  ein  Rohr  gedrückt  wird.  Der  Kommutator 
und  die  Bürsten  sind  durch  vier  Öffnungen  im  Gußgehäuse,  welche 
durch  einen  Blechmantel  dicht  abgeschlossen  werden  können,  zu- 
gänglich gemacht. 

Die  Ankerbleche  sind  mit  axialen  Luftschlitzen  versehen.  Je 
vier  flügelartige  Rippen  an  den  beiden  Bronze-Preßplatten  erzeugen 
eine  kräftige  Luftzirkulation.     Die  Magnetpole  sind  lamelliert. 

Eine  fünfstündige  Dauerprobe  ergab    folgende  Erwärmungen: 

Temperatur  des  Ankerkupfers  aus  Widerstandszunahme  50^  C. 
„  des  Feldkupfers       „  „  55^0. 

„  des  oberen  Lagers  gemessen     .     .     .     .     35°  C. 

Der  Wirkungsgrad  aus  den  Einzelverlusten  berechnet  beträgt 
78,2%- 
Hauptdaten  der  Maschine.   (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  1.) 

Anker:  Wicklung: 

Durchmesser  Z)  =  18,9  cm     Reihen  Wicklung    a  =  1 

Eisenlänge  mit  Luft-  Leiterzahl  N=  744 

schlitzen  l^  =    6,3    „       Leiterdurch- 

Eisenlänge  ohne  messer  ^=1,8/2,3  mm 

Luftschlitze  1=   6,3    „       Nutenzahl  Z=31 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  Ä=    2,4    „       Nutenabmessungen    8,5x23  mm 

10* 
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Kommutator: 

Magnetg 

-•estell: 

Durchmesser 
Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 

12,4 
3,5 
93 

cm 

Polzahl 
Pol  bogen 
Polschuhlänge 
Kernquerschnitt 

2p  = 

4 

10,5 

6,3 

27,6 

cm 
cm* 

T(i^T-at 

on  • 

Jochquerschnitt 

«y  = 

32 

n 

Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  4 
Bürsten  pro  Stift  1 
Bilrstenabmessungen  1,2x2,5  cm 


Nebenschluß  Wicklung: 
Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  3000 
Drahtdurchmesser 

^  =  0,6/0,85  mm. 


2.  Elektrizitats- Aktien-Gesellschaft  vorm.  Kolben  &  Co.  Motor, 
8  PS,  760  Umdr.  pro  Min.     240  Volt,  30,5  Amp.    (Fig.  257  u.  258.) 


Fig.  257.     Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft  vorm.  Kolben  &  Co. 
Motor,  8  PS,  750  Umdr.  pro  Min. 

Der  Motor  ist  mit  vertikaler  Welle,  zum  direkten  Antrieb  einer 
freischwingenden  Zentrifuge,  ausgeführt.  Um  die  freie  Ausschwingung 
beim  An-  und  Auslaufen  der  Zentrifuge  zu  ermöglichen,  ist  die 
Nabe,    welche   das  untere  Führungslager  und  den  Spurzapfen  um- 
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Fig.  258.   Elektrizitäts- Aktien-Gesellschaft 

vorm.  Kolben  &  Co.    Motor,  8  PS, 

750  Umdr.  pro  Min. 


schließt,  in  einer  kugelförmi- 
gen Mulde  gestützt.  Das 
obere  Führungslager  wird 
seitlich  durch  sechs  Stangen 
gehalten.  Die^e  sind  in  einem 
feststehenden  Gerüst  geführt 
und  tragen  an  ihren  Enden 
Teller,  welche  sich  gegen 
Federn  legen,  die  gegen  das 
Gerüst  abgestützt  sind.  Der 
Ankerstem  und  die  Kom- 
mutatorbüchse sind  aus  Stahl- 
guß. Letztere  ist  auf  die 
Xabe  des  Ankerstemes  auf- 
gesetzt. Es  sind  nur  zwei 
Bürstenstifte  vorhanden,  wel- 
che nach  Entfernung  eines 
Blechdeckels  zugänglich  sind. 
Das  Joch  und  die  Pole 
sind  aus  Stahlguß.  Die  Feld- 
spulen sind  unterteilt. 


Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  3.) 


Anker: 
Durchmesser  D  =  25,5  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 


schlitzen 
Eisenlänge  ohne 
Luftschlitze 


/. 


15,5 


^=14,3 


EisenhöheohneZähne/i=    5       „ 

Wicklung: 
Reihenwicklung  a  =  1 
Leiterzahl  N=  702 

Leiterdurch- 
messer ^  =  2,6^  3, 1  mm 
Nutenzahl  Z=39 
Nutenabmessungen 

=  11,5X  27  mm 
Kommutator: 


Bürsten: 

Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  2 
Bürsten  pro  Stift  2 
Bürstenabmessungen 0,9X2,5  cm 

Magnetgestell: 


Polzahl 

Polbogen 

Polsehuhlänge 

Kernquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2i?  =  4 
h-=l^  cm 
^^=15,5    „ 

Q^=117cm^ 

e,=  80  „ 


Nebenschluß  Wicklung: 
Schaltung  der  Spulen:  Serie 


Durchmesser 

D^.^17,5  cm 

Windungen  pro  Spule  =  2400 

Nutzbare  Länge 

L,--    7,5    „ 

Drahtdurchmesser 

Lamellenzahl 

Ji=117 

^=1,0/1,3  mm. 
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3.  Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft  vorm.  Kolben  &  Co.  Motor, 
12  PS,  2600  Umdr.  pro  Min.  450  Volt,  24,5  Amp.    (Fig.  259  u.  260.) 

Diese  Maschine  stellt  eine  geschlossene  Type  mit  Lagerschüdern 
dar.  Der  Kommutator  und  die  zwei  Bilrstenstifte  (zwei  solche  sind 
weggelassen)  sind  zugänglich  gemacht  durch  einen  drehbaren 
Deckel.  Entsprechend  der  geschlossenen  Form  ist  durch  je  vier  Ven- 
tilationsflügel Ff  die  an  die  Ankcrpreßplatten  angegossen  sind,  für 
eine  gute  Luftzirkiilation  gesorgt.  Das  Ankereisen  hat  vier  axiale 
und  einen  radialen  Luftschlitz.  Die  Wicklung  wird  in  den  Nuten 
durch  Hartholzkeüe  gehalten.  Die  Stimverbindungen  auf  der  Kom- 
mutatorseite werden  gegen  die  Wirkung  der  Fliehkraft  durch  Draht- 
bandagen und  diejenigen  auf  der  hinteren  Seite  durch  eine  Bronze- 
kappe geschützt.  Letztere  und  der  Kommutator  sind  mit  dem 
Anker  durch  je  zwei  Bolzen  verbunden.  Die  lamellierten  Polschuhe 
haben  schwalbenschwanzförmige  Nuten,  in  welche  die  gegossenen 
Stahlpole  eingreifen. 

Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  2.) 

Anker:  Bürsten: 

Durchmesser  2>  =  25,5cm  Material  Kohle 

Eisenlänge  mit  Luft-  Anzahl  der  Stifte      2 

schlitzen  ^^  =  15,5    „  Bürsten  pro  Stift       2 

Eisenlänge  ohne  BürstenabmessungenO,6x2,2  cm 

Luftschlitze  ^  =  14,3    „ 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  Ä=    5       „  Magnetgestell: 

Wicklung:  Polzahl  2;?  =  4 

Reihen  Wicklung  a  =  1  Polbogen  &,.  =  16     cm 

Leiterzahl  2^^=702  Polschuhlänge  Z^==15,5   „ 

Leiterdurch-  Kernquerschnitt      Q^  =  102  cm* 

messer  ^==2,7/3,05  mm  Jochquerschnitt        Qj=    80    „ 

Nutenzahl  Z=39 

Nutenabmessungen  Nebenschlußwicklung: 

=  11,5  X  24  mm  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Kommutator:  irr-   j  o     i         /  5000 

Windungen  pro  Spule  =  C  ^^^^ 
Durchmesser  Z)^  =  15,5  cm  ^  6000 

Nutzbare  Länge      Lj,=    5,1    „       T^    i  *^      u  ^/0,4/0,6mm 

^,  *      ,    '      "       Drahtdurchmesser  9<^''' 

Lamellenzahl  K=  117  ^^0,5/0,7    „ 

4.  Gesellschaft  für  Elektrische  Industrie,  Karlsrahe  i.  B. 
Generator,  60  KW,  726  Umdr.  pro  Min.  220  Volt,  227  Amp.  (Fig.  261 
und  262.) 

Fig.  261  u.  262  zeigt  eine  Lagerschildtype  für  größere  Leistung. 
Die  Lager  werden  von  zwei  horizontal  angeordneten  Armen  getragen. 


Digitized  by 


Google 


Beispiele  ausgeführter  Maschinen. 


163 


1^ 


(M     ^- 

(M     >. 


.» 

^ 


M 


W 


O 


CO        r— 1 


es 

,£3 


CO 
<M 

»d 

0 


Bei  der  Bemessung  ist  für  eine  gute  Ventilation  Sorge  getragen. 
Anker  und  Kommutator  sind  mit  axialen  Löchern  versehen  und 
die  Pole  sind  hoch  gehalten,  um  der  EiTegerwicklung  große  Ab- 
kühlungsf lachen   zu    bieten.     Die   Bürstenbrille   ist  zweiteilig.     Das 
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Joch  ist  aus  Stahlguß,  die  Magnete  aus  Schmiedeeisen  und  die  Pol- 
schuhe aus  Blech. 

Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  12.) 

Anker:  Bürsten: 

Durchmesser  i>  =  43cm  ^j^^^^-^^  ^ohle 

Eisenlänge  mit  Luft-  j^^^^^^  ^^^  g^-j^^      4 
schlitzen                     1^  =  22 


Eisenlänge  ohne  Luft-  Bürstenabmessungen  1,2x2,2  cm 

schlitze  1=20   „ 


Bürsten  pro  Stift       5 
abmessungenl,: 

Magnetgestell: 


Eisenhöhe  h  =  9,8  „ 

Wicklung: 

Keihenwicklunga=  1  Polzahl  2i?  =  4 

Leiterzahl         N=  266  Polbogen  h.  =  23  cm 

Leiterquerschnitt  =  2,5X12  mm-  Polschuhlänge  1^  =  22    „ 

Nutenzahl  Z  =  67  Kernquerschnitt      Q^  =  330  cm'^ 

Xutenabmes-  Jochquerschuitt        9,.=  175    „ 
sungen               =  8,5X32  mm 

Kommutator:  Nebenschlußwicklung: 

Durchmesser  Z>^.=  26cm  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Nutzbare  Länge         Lj.  =  IS    „  Windungen  pro  Spule  =  2200 

Lamellenzahl  A'==133  Drahtdurchmesser    ^=1,6  mm. 

5.  Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft  vorm.  Kolben  &  Co.  Motor, 
126  PS,  430  Umdr.  pro  Min.     220  Volt,  460  Amp.    (Fig.  263  u.  264.) 

Fig.  263  u.  264  zeigen  einen  Motor  mit  Grundplatte  und  zwei 
Lagerböcken.  Die  Konstruktion  dieser  Maschine  ist  einfach  ge- 
halten. Die  Preßplatten  auf  beiden  Seiten  des  Ankers  sind  ein- 
zelne Gußstücke.  Sie  fassen  den  Blechkörper  nicht  längs  dem 
ganzen  Umfang,  sondern  die  Bleche  Averden  nur  durch  einzelne 
Zähne  zusammengepreßt.  Hierdurch  wird  eine  gute  Ventilation  er- 
zielt. Die  Platten  werden  mittelst  Schrauben  zusammengepreßt, 
welche  zur  Hälfte  in  einem  Arme  des  Ankersterns  und  zur  Hälfte 
im  Blechkörper  liegen.  Die  Pole  sind  an  das  Stahlgußjoch  ange- 
gossen. Die  Polschuhe  sind  schwalbenschw^anzförmig  in  die  Pole 
eingelassen  und  außerdem  mit  diesen  verschraubt. 

Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  5.) 

Anker: 

Durchmesser  Z)=59,lcm      Eisenlänge  ohne 

Eisenlänge  mit  Luft-  Luftschlitze  Z  ==  31     cm 

schlitzen  ^^  =  32       „       EisenhöheohneZähneÄ=9,9      „ 
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Wicklung: 
Parallelwicklung       a  =  3 
Leiterzahl  2f=ö46 

Leiterabmessungen    1,8X12  mm 
Nutenzahl  Z=91 

Nutenabmessungen     10X29  mm 

Kommutator: 
Durchmesser  Z)j^  =  42    cm 

Nutzbare  Länge       L^  =  17,5  „ 
Lamellenzahl  K=21S 

Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  6 
Bürsten  pro  Stift  5 
Bürstenabmessungen  1,2x3,0  cm 

6 .  Siemens  -  Schiickertwerke. 


Magnetgestell: 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kernquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2p  =  6 
h^  =  24  cm 
^p  =  32    „ 

«„  =  415  cm« 
«,  =  230    „ 


Nebenschluß  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  1500 
Drahtdurchmesser 

^=l,8/2,2mm. 

Generator,  160  KW,  600  Umdr. 
pro  Min.     220  Volt,  680  Amp.     (Fig.  265  und  266.) 

Fig.  265  u.  266  zeigen  die  normale  Konstruktion  obiger  Firma 
für  Gleichstromgeneratoren  mit  Riemenantrieb. 

Die  Ankerkonstruktion  ermöglicht  eine  gute  Ventilation  des 
Eisens  und  der  Wicklung.  Letztere  ist  eine  Schleifenwicklung,  die 
in  den  Nuten  durch  Keile  befestigt  ist.  Der  Kommutator  sitzt  auf 
der  verlängerten  Ankemabe,  sein  äußerer  Preßring  ist  .in  einzelne 
Segmente  geteilt,  w^odurch  eine  gleichmäßig  gute  Befestigung  aller 
Lamellen,  sowie  deren  Auswechselbarkeit  erreicht  wird.  Der  Bürsten- 
stiftträger  ist  verschalungsartig  ausgebildet  und  mittelst  Spindel  in 
einer  Eindrehung  am  Joch  verstellbar.  Die  Magnetpole  sind  la- 
melliert  und  an  das  gußeiserne  Joch  angeschraubt. 

Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  14.) 


cm 


Anker: 

Durchmesser  D  =  6  6 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen 1^  =  31       „ 

Eisenlänge  ohne 

Luftschlitze  /  =  25       „ 

Eisenhöhe  ohne  Zähne Ä=  10,25  „ 

Wicklung: 

Parallel  Wicklung  a  =  3 

Leiterzahl  N=  420 

Leiterquerschnitt  =  3,2X13  mm 


Nutenzahl  2^=70 

Nutenabmessungen 

=  12,6X35  mm 
Kommutator: 
Durchmesser  Z>^  =  56  cm 

Nutzbare  Länge         2y^  =  3i    ^ 
Lamellenzahl  K=  210 

Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  6 
Bürsten  pro  Stift  12 
Bürstenabmessungen 

=  1,5X1,8  cm 
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Magnetg 

estell: 

Polzahl 

2p  =  6 

Polbogen 
Polschuhlänge 
Kernquerschnitt 
Jochquerschnitt 

]).  =    26  cm 
l,=    31    „ 
Q^  =  530  cm^ 
«v=700    „ 

Nebenschluß  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungszahl  pro  Spule  =  800 
Drahtdurchmesser    ^  =  3,1  mm. 


Fig.  267.     Siemens-Schuckertwerke.     Zusatzaggregat. 

Fig.  267  zeigt  ein  Zusatzaggregat  derselben  Firma.  Die  Ma- 
schinen laufen  mit  385  Umdr.  pro  Min.  Der  Generator  leistet 
2330  Amp.  bei  120  Volt,  der  Motor  410  PS  bei  180  Volt.  Die 
Bürstenbrille  wird  vom  Joch  aus  von  vier  Rollen  getragen,  avo- 
durch  sie  leicht  beweglich  ist.  Die  Bürstenstifte  werden  in  der 
Mitte  gefaßt. 
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Fig.  268  zeigt  einen  direkt  mit  einer  Dampfmaschine  ge- 
kuppelten Generator.  Die  Maschine  leistet  528 — 600  KW  bei  110 
Umdr.  pro  Min.  und  440—500  Volt  Klemmenspannung.  Der  Kom- 
mutator ist  auf  die  Ankernabc  aufgesetzt. 


Fig.  268.     Siemens-Schuckertwerke,     Generator  für  Kupplung  mit  Dampf- 
maschine, 528-600  KW,  110  Umdr.  pro  Min. 


7.  Ganz'sche  Electricitäts  -  Actien  -  Gesellschaft.  Generator, 
107,6  KW,  226  Umdr.  pro.  Min.  500  Volt,  215  Amp.  (Fig.  269  u.  270.) 

Die  Ankerbleche  werden  durch  einen  kräftigen,  doppelamiigen, 
gußeisernen  Stern  getragen,  auf  dessen  verlängerter  Nabe  der 
Kommutator  aufgesetzt  ist.  Die  Pole  bestehen  aus  Blech  und  sind 
mittelst  eines  keilförmigen,  schmiedeeisenen  Stückes  an  das  Joch 
verschraubt.  Die  Bürstenhalter  sind  Keaktionshalter.  Diese  wurden 
auf  Seite  61  näher  erörtert.  Der  Bürstenring  wird  durch  einen 
an  das  Joch  angegossenen  Ring  geführt.   Das  Joch  ist  aus  Stahlguß. 

Zur  Untersuclmng  dieser  Type  wurden  zwei  gleiche  Dynamos 
miteinander  mechanisch  gekuppelt  und  nach  der  Zurückarbeitungs- 
methode  belastet.  Da  die  Maschinen  zur  direkten  Kupplung  mit 
einer   stehenden  Dampfmaschine    bestimmt    sind   und   die  Dynamo 
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unmittelbar  neben  dem  Schwungrad  läuft,  so  wird  die  Übertempera- 
tur im  gewöhnlichen  Betriebe  durch  die  wesentlich  größere  Ven- 
tilation geringer  sein,  als  es  bei  dem  Probeversuche  der  Fall  war, 
um  so  mehr,  als  die  beiden  Armaturen  sehr  nahe  zueinander  mon- 
tiert waren. 

Sämtliche  Messungen  wurden  nach  en^eichter  konstanter  End- 
temperatur vorgenommen. 
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Fig.  271. 
I  Leerlauf  Charakteristik  bei  225  Umdr.  pro  Min. 
n  Belastongscharakteristik  bei  225  Umdr.  pro  Min.     .7=  215  Amp. 
III  Wirkungsgradkurve. 
a  =  200  Watt,    Lager-  und    Luftrei-       c  =  350  Watt,  Bttrstenreibung  des  Ge- 
bung, nerators 
h  =  350  Watt,  Bürstenreibung  des  Mo-       d  =  2900  Watt,  Eisenverluste  des  Mo- 
tors, tors  bei  500  Volt 
c  =  Eisenverluste  des  Generators. 


Die  Eisen-  und  Reibungsverluste  wurden  auf  folgende  Weise 
bestimmt:  Die  eine  Maschine  wurde  als  Motor  geschaltet,  mit 
konstanter  Spannung  von  einer  Akkumulatorenbatterie  gespeist  und 
die  Tourenzahl  durch  Regulieren  der  Erregung  konstant  gehalten. 
Der  Energieverbrauch  des  Motors  wurde  gemessen,  während  die 
andere  Maschine  leer  als  Dynamo  erregt,  dann  in  unerregtem 
Zustande  und  schließlich  mit  abgehobenen  Bürsten  lief.  Die  Bürsten- 
übergangsverluste wurden  nach  den  mit  diesen  Bürsten  ausgeführten 
Versuchen  berechnet. 

Dieser  Versuch  wurde  beiderseitig  ausgeführt  und  ergab  für 
beide  Maschinen  genau  die  gleichen  Verluste.  Die  zur  Bestimmung 
des   Wirkungsgrades  aus  den   Meßresultaten  berechneten   Verluste 
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Stimmten  in  Summe  praktisch  genau  überein  mit  der  Energie,  die 
bei  der  Belastung  —  nach  der  obenerwähnten  Methode  —  von  der 
äußeren  Stromquelle  zugeführt  werden  mußte. 

Nach  siebenstündiger  Vollast  betrug  die  Übertemperatur  der 
Ankerwicklung  und  Magnetwicklung  beim  Motor  (aus  Widerstands- 
zunahme gemessen)  66®  C  bezw.  63®  C  und  bei  der  Dynamo  63,5®  C 
bezw.  70,5®  C. 

Fig.  271  zeigt  die  Leerlauf-  und  Belastungscharakteristik,  die 
Eisenverluste  in  Abhängigkeit  von  der  Spannung  und  die  Wirkungs- 
gradkurve der  Dynamo. 

Hauptdaten  der  Maschine.   (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  17.) 

Anker:  Bürsten: 

Durchmesser  2)  =  88  cm  Material  Kohle 

Eisenlänge  mit  Luft-  Bürstenstifte  8 

schlitzen  ^^  =  26    „  Bürsten  pro  Stift  2 

Eisenlänge  ohne  Luft-  Bürstenabmessungen 

schlitze  Z=22    „  1,2x3,75  cm 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  Ä  =  10,9„  Magnetgestell: 

Wicklung:  p^j^^j^j  3 

Reihenwicklung         a  =  l  ^^^^  ^    ^^ 

Leiterzahl  2^=630  pohlschuhlänge         Z=25      „ 

LeiterabmessuDgen2  8Xl4mm  Kernquerschnitt      Qi  =  490cm» 

Nutenzahl  Z=63  t    i,  u  -i.*       n        onn 

Jochquerschnitt       Q.  =  200    „ 
Nutenabmessungen  ^^77 

=  20,5  X  39  mm  Nebenschlußwicklung: 

Kommutator:  Schaltung  der  Spulen:    Serie 

Durchmesser  2)^^=54  cm  Windungen  pro  Spule  =  1520 

Nutzbare  Länge         J^fc  =  8      n  Drahtdurchmesser 

Lamellenzahl  K=  315  =  ^  1,8/2,0  mm. 

8.  Gesellschaft  für  elektrische  Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 
Hotorgenerator,  350  KW,  500  Umdr.  pro  Min.  260  Volt,  1350  Amp. 
(Fig.  272  und  273.) 

Dieses  Aggregat  dient  zur  Umformung  von  Dreiphasenstrom  von 
10000  Volt  verketteter  Spannung  in  Gleichstrom  von  260  Volt  Span- 
nung. Es  ist  ohne  Mittellager  ausgeführt.  Der  Anker  und  der  Kommu- 
tator sind  einzeln  auf  die  Welle  aufgesetzt.  Die  Eommutatorbüchse  ist 
zur  besseren  Ventilation  mit  axialen  Löchern  versehen.  Die  Parallel* 
Wicklung  ist  mit  sechs  Ausgleichsystemen  ausgerüstet,  welche  hinter 
den  Fahnen  auf  der  verlängerten  Kommutatorbüchse  gelagert  sind. 
Joch  und  Magnetkerne  sind  aus  Stahlguß,  die  Polschuhe  aus 
Blech.  Die  Bürstenstifte  sind  sehr  fest  gelagert.  Ein  Bild  dieser 
Bürstenbrille  im  größeren  Maßstabe  zeigt  Fig.  110,  Seite  65. 
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Hauptdaten  der  Gleichstrommaschine. 

(Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  19.) 
Anker:  Bürsten: 

Durchmesser  jD=105  cm  Material  Kohle 

Eisenlänge  mit  Luft-  Anzahl  der  Stifte  8 

schlitzen  Z^  =  31,5    „  Bürsten  pro  Stift  12 

Eisenlänge  ohne  Luft-  Bürstenabmessungen  1 ,6  X  3,0  cm 

schlitze  1=28,5    „ 

Eisenhöhe ohneZähneÄ  =  23,3    „  Magnetgestell: 

Wicklung:  Polzahl  2p  =  8 

Parallelwicklung  a  =  4  Polbogen  b.=  28yb  cm 

Leiterzahl  ^^=360  Polschuhlänge  ^^  =  30       „ 

Leiterquerschnitt  2  (2,5  X 1 1)  mm  Kemquerschnitt      Q,^  =  616  cm* 

Nutenzahl  Z=90  Jochquerschnitt        Qj  =  4Q0     „ 

Nutenabmessungen 

=  14x32  mm  Nebenschlußwicklung: 

Kommutator:  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Durchmesser  Dj^  =  48  cm  Windungen  pro  Spule  =  1000 

Nutzbare  Länge         2^,^  =  42    „  Drahtdurchmesser 
Lamellenzahl                ir=180  ^=2,9/3,3  mm. 

Die  Maschine  arbeitet  funkenfrei,  obwohl  der  Wert  e^  =  0,61  Volt 
ziemlich  hoch  ist.     Es  ist  Ae^  =  3,2  Volt. 

9.  Maschinenfabrik  Oerlikon.  Umformer,  560  KW,  338  Umdr. 
pro  Min.     160  Volt,  3500  Amp.     (Tafel  I.) 

Diese  Umformergruppe  wurde  für  die  Filiale  Lend  (Kraft- 
übertragungsanlage Rauris-Lend,  Österreich)  der  Aluminium-Industrie- 
Aktiengesellschaft  Neuhausen  gebaut.  Sie  zeigt  eine  Anordnung 
mit  vertikaler  Welle,  welche  feststeht,  während  die  Maschinen  auf 
eine  Büchse  montiert  sind,  die  um  die  Welle  rotiert.  Zur  Führung 
der  Büchse  dienen  zwei  Gleitlager,  während  der  vertikale  Druck 
durch  einen  Spurring  aufgenommen  wird.  Der  Spurring  ist  ent- 
lastet, indem  unter  den  Ring  öl  eingepreßt  wird.  Das  öl  wird 
durch  eine  Pumpe  geliefert,  die  mittelst  Zahn-  und  Schneckenrades 
von  der  Hauptwelle  aus  angetrieben  wird.  Für  die  Kühlung  des 
Öles  sind  Kühlschlangen  angeordnet. 

Die  eigenartige  Konstruktion  mit  feststehender  Welle  ermög- 
licht eine  geringe  Konstruktionshöhe;  nachteilig  ist  jedoch  dabei 
die  erschwerte  Zugänglichkeit  der  Lager  und  die  hinsichtlich  der 
Abkühlung  etwas  ungünstige  Lage  des  Kommutators.  Die  Gleich- 
strommaschine ist  mit  Äquipotentialverbindungcn  nach  dem  Schema 
Fig.  203  ausgerüstet. 
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Der  Blirstenträger  ist  an  Konsolen  am  Magnetgestell  auf- 
gehängt und  auf  Kugeln  gelagert.  Er  ist  dadurch  leicht  drehbar; 
ferner  ist  eine  Vorrichtung  zum  Abheben  der  Bürsten  vorhanden, 
wie  das  Handrad  rechts  unten  am  Bürstenträger  erkennen  läßt. 

Die  Konstruktion  des  Kommutators  wurde  schon  auf  Seite  51 
erörtert. 

Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  21.) 

Anker:  Bürsten: 

Durchmesser  -D  =  150  cm  Material  Kohle 

Eisenlänge  mit  Luft-  ^^^^j^l  ^^^  ^^^^^  12 

schlitzen  /,  =  40      „  Bürsten  pro  Stift  19 

Eisenlänge  ohneLuft-  Bürstenabmessungen 

schlitze  Z  =  37,5  „ 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  h  =14,8  „ 

Wicklung:  Magnetgestell: 

Zweifache  Parallel-  Polzahl  2;;  =  12 

Wicklung  a=12  Polbogen  ^.  =  26  cm 

Leiterzahl  ^'=816  Polschuhlänge  ^,  =  38     „ 

Leiterabmessungen  Kernquerschnit       Q^.=  540  cm* 

2  (3  XI 7)  mm  Jochquerschnitt        Q^.=  575    „ 
Nutenzahl                    Z=204 

Nutenabmessungen    12X42  mm  Nebenschlußwicklung: 

Kommutator:  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Durchmesser  Dj^=  90  cm  Windungen  pro  Spule  =350 

Nutzbare  Länge  Lj^  =  CO  Drahtdurchraesser 

Lamellenzahl  K=408  <p  =  b^blbfi  mm. 

10.  Compa^ie  G^n^rale  Electriqne,  Nancy.  Generator,  210  KW 
120ümdr.proMin.  260—350  Volt,  800—600  Amp.  (Fig.  274  u.  275.) 

Diese  Maschine  ist  direkt  mit  einer  Wasserturbine  gekuppelt 
und  mit  vertikaler  Welle  ausgeführt.  Die  beiden  Führungslager 
werden  durch  Tragarme  gehalten.  Die  unteren  Tragarme  sind  an 
ein  als  Sockel  für  das  Joch  dienendes  Gehäuse  angegossen.  Joch 
und  Magnetkerne  sind  aus  Stahlguß  als  ein  Stück  gegossen.  Die 
lamellierten  Polschuhe  sind  angeschraubt.  Die  Feldspulen  sind  zur 
besseren  Abkühlung  unterteilt.  Die  Konstruktion  des  Ankerkörpers 
und  des  Kommutatore  zeigt  dieselbe  Ausführung,  wie  bei  der  Maschine 
für  400  KW  und  125  Umdr.  pro  Min.  (Fig.  280  und  281)  derselben 
Firma.  Am  oberen  Armsystem  ist  der  Bürstenhalterring  mittelst 
Kegel-  und  Zahnrades  drehbar  angeordnet.  Die  Maschine  ist  mit 
Äquipotential  Verbindungen  versehen,  welche  als  Gabeln  hinter  dem 
Kommutator  ausgeführt  sind. 
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Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  23.) 


Anker: 
Durchmesser  Z)  =  150  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen 2^  =  33,8  „ 
Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze ^  =  31,8  „ 
Eisenhöhe  ohne  Zähne  Ä  =  13,5  „ 

Wicklung: 
Parallelwicklung        a  =  5 
Leiterzahl  JV=1560 

Leiterquerschnitt 

=  1,8X16  mm 
Xutenzahl  Z=195 

N  Utenabmessungen 

=  12,5  X  40  mm 

Kommutator: 
Durchmesser  D^  =  106  cm 

Nutzbare  Länge     2^^=19       „ 
Lamellenzahl  K=  390 


Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  10 

Bürsten  pro  Stift  5 

Bürstenabmessungen 

1,37X3  cm 


Magnetgestell: 

Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2p  =10 

6..  =  33,5  cm 

Z^=33,8    „ 

Q^=755cm« 

9;  =  390     „ 


Nebenschlußwicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  700 
Drahtdurchmesser    ^  =  4,4  mm. 

11.  Maschinenfabrik  Oerlikon.  Generator,  600  KW,  276Umdr. 
pro  Min.     560  Volt,  1070  Amp.    (Fig.  276  und  277.) 

Der  Rahmen  ist  mit  den  Lagerständern  aus  einem  Stück  ge- 
gossen. Anker  und  Kommutator  sind  je  für  sich  auf  die  Welle 
aufgekeilt.  Die  Kommutatorlamellen  werden  durch  schmiedeeiserne 
Segmente  festgehalten.  Die  Maschine  ist  mit  Ausgleichverbindungen 
nach  dem  in  Fig.  203  dargestellten  Schema  versehen.  Die  Schienen, 
welche  die  gleichnamigen  Bürstensätze  verbinden,  sind  durch 
Kappen  gegen  Berührung  geschützt.  Die  Magnetkerne  und  Pol- 
schuhe sind  aus  einem  Blechstück  gestanzt  und  mit  dem  Stahlguß- 
joch verschraubt. 

Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  25.) 
Anker:  Leiterquerschnitt  =  2,5X16  mm 

Durchmesser  2)  =  1 50  cm     Nutenzahl  Z  =  280 

Eisenlänge  mit  Luft-  Nutenabmessungen 


schlitzen  1^  =  40     „ 

Eisenlänge  ohne 

Luftschlitze  Z=37,5  „ 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  h  =  15,1  „ 

Wicklung: 
Parallelwicklung  a  =  b 

Leiterzahl  ^'=1120 


Durchmesser 
Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 


=  8,5X39  mm 

Kommutator: 

2)^=104  cm 
J^fe=32      „ 
J5r=ö60 
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Polschuhlänge  7=39  cm 

Kernquersclmitt      Q^  =  740  cm'-^ 
Jochquerschnitt        Qj  =  420    „ 

Neben  Schluß  Wicklung: 
Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =1270 
Drahtdurchmesser 

^  =  3,6/4,0  mm. 


Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  10 
Bürsten  pro  Stift  10 
Bürstenabmessungen  1,0x3,0  cm 

Magnetgestell: 
Polzahl  2p  =  10 

Polbogen  h^  =  32  cm 

12.  Elektrizitats  -  Aktien  -  Gesellschaf t  yorm.  Kolben  &  Co. 
Generator,  275  KW,  125  Umdr.  pro  Min.  62,5  Volt,  4400  Amp. 
(Fig.  278  und  279.) 

Die  Maschine  ist  entsprechend  der  hohen  Stromstärke  mit  zwei 
Kommutatoren  ausgeführt,  denen  der  Strom  von  zwei  voneinander 
unabhängigen  Schleifenwicklungen  (a  =  p  =  8)  zugeführt  wird.  Die 
Nabe  des  doppelarmig  ausgebildeten  Ankerkörpers  ist  gesprengt 
und  mit  Schrumpfringen  zusammengehalten.  Bei  der  Konstruktion 
des  Ankers,  der  Kommutatoren,  sowie  bei  der  Anordnung  der 
Wicklung  ist  für  möglichst  freien  Luftzutritt  und  gute  Kühlung 
Sorge  getragen.  Das  Ankereisen  ist  mit  zwei  radialen  Luftschlitzen 
versehen.  Die  Kommutatoren  sind  besonders  auf  die  Welle  ge- 
keilt und  vom  Anker  durch  je  zwei  Schrauben  distanziert.  Die 
Bürstenhalterringe  aus  kupferhaltiger  Bronze  haben  T-förmigen,  bis 
zur  Ableitungsstelle  zunehmenden  Querschnitt.  Die  Bürstenstifte 
werden  von  angegossenen  Klemmstücken  gehalten.  In  den  Ableit- 
kabelschuhen sind  je  sieben  flexible  Kabel  eingelötet. 

Die  Magnetpole  sind  an  das  Stahlgußjoch  angegossen.  Die 
Polschuhe  sind  an  der  Eintrittskante  abgeschrägt. 

Hauptdaten  der  Maschine.    (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  26.) 


175  cm 


?i  =  32      „ 


Anker: 

Durchmesser  D 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen 

Eisenlänge  ohne 

Luftschlitze  Z  =  29,6  „ 

EisenhöheohneZähneÄ=  16,0  „ 

Wicklung: 

Parallelwicklung         a=r8 
Leiterzahl  N=  2x544 

Leiterquerschnitt  =  3,5X18  mm 


Nutenzahl  Z=272 

Nutenabmessungen 

=  10X45  mm 

Kommutator: 
Durchmesser      D^^  =  85  cm 
Nutzbare  Länge  L^  =  2X26,5  cm 
Lamellenzahl      J^=  2x272 

Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte      2X16 
Bürsten  pro  Stift       9 
Bürstenabmessungen  2,5X2,4  cm 
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Magnetgestell: 
Polzahl  2j?  =  16  Nebenschlußwicklung: 

Polbogen  6^=27  cm  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Polschuhlänge  ^^=32    „  Windungen  pro  Spule  =  143 

Kemquerschnitt      Q^  =  470  cm*  Drahtabmessungen    =  6x6  mm. 
Jochquerschnitt        Q^.  =  2  7  2    „ 

13.  Gesellscbaft  für  Elektrische  Indnstrie,  Karlsruhe  i.  B. 
Generator,  270  KW,  100  Umdr.  pro  Min.  115  Volt,  2390  Amp. 
(Tafel  II.) 

Der  einteilige  gußeiserne  Ankerkörper  dieser  Maschine  ist  mit 
sechs  kräftigen  Armen  von  elliptischer  Querschnittsform  versehen 
und  mittelst  zweier  um  180®  versetzter  Tangentialkeile  auf  der 
Welle  befestigt.  Die  beiden  Ankerpreßringe  mit  den  angegossenen 
Wicklungsträgem  sind  ebenfalls  aus  Gußeisen  und  durch  zwei  gegen- 
überliegende Flachkeile  gegen  Verdrehung  auf  dem  Radkranz  ge- 
sichert. Die  Ankerbleche  werden  durch  24  Schraubenbolzen  ge- 
halten und  zusammengepreßt.  Drei  Luftschlitze,  sowie  der  frei- 
gelegte innere  Umfang  und  teilweise  auch  die  beiden  Seitenflächen 
des  Ankerkemes  ermöglichen  eine  sehr  gute  Abkühlung.  Der  Rad- 
kranz enthält  zur  besseren  Luftzirkulation  zwölf  ländliche  Schlitze. 

Der  Anker  hat  eine  Schleifenwicklung  mit  vier  Stäben  pro  Nut. 
Sechs  Ausgleichsringe  liegen  auf  der  hinteren  Seite  des  Kommutators. 
Dieser  ist  auf  eine  Verlängerung  der  Ankerkörpernabe   aufgekeilt. 

Die  Bürstenstifte  werden  von  kräftigen  Bügeln  gehalten,  die 
ihrerseits  in  einem  gemeinsamen  zweiteiligen  Ring  isoliert  eingesetzt 
sind.  Dieser  Ring  ist  in  einer  Anzahl  Rollen  zwecks  Bürstenver- 
stellung leicht  drehbar.  Die  Rollen  sind  an  Armen  befestigt,  die 
an  das  Joch  angeschraubt  sind. 

Die  Polkerne  bestehen  aus  Schmiedeisen,  die  Polschuhe  aus 
Eisenblech.  Die  Polspitzen  sind  auf  der  Eintrittsseite  stark  ge- 
sättigt, indem  bei  der  Hälfte  der  Bleche  die  Spitze  abgeschnitten  ist. 

Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  27.) 
Anker:  Leiterquerschnitt     =4X14  mm 

Durchmesser  Z)=  195  cm      Nutenzahl  Z=  240 

Eisenlänge  mit  Luft-  Nutenabmessungen 

schlitzen  1^^  =  31      „  =11,5x35  mm 

Eisenlänge  ohne 


Luftschlitze  Z=28 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  h  =  14,5 


Kommutator: 


Wicklung:  Durchmesser  Z)^  =  1 30  cm 

Parallelwicklung         a  =  8  Nutzbare  Länge       Lj^==^3b      „ 

Leiterzahl  2^  =  960  Lamellenzahl  Z  =  480 
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Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  16 
Bürsten  pro  Stift  10 
Bürstenabmessungen  1,6x3,0  cm 

Magnetgcstcll: 
Polzahl  2i;  =  16 

Polbogen  &^  =  27  cm 


Polschuhlänge 

Kernquerschnitt 

Jochquerschnitt 


lp  =  Sl    cm 
Q^  =  530  cm« 
«,  =  660    „ 


Nebenschlußwicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =255 
Drahtdui'chmesser     ^  =  6,5  mm. 


14.  Compagnie  G^n^rale  Eleetriqne,  Nancy.  Generator,  400  KW, 
125  Unidr.  pro  Min.     240  Volt,  1670  Amp.    (Fig.  280  und  281.) 

Der  Ankerkörper  zeigt  eine  kräftige  Konstruktion,  welche  eine 
gute  Ventilation  des  Kernes  ermöglicht.  Die  Wicklung  ist  als 
Reihenparallelschaltung  mit  a  =  p  ausgeführt.  Auf  der  Kommutator- 
seite ist  jeder  Knotenpunkt  der  Wicklung  an  zwei  Lamellen,  welche 

K      615         _^         ,      .  ,. 

entfernt  hegen, 


um  den  Potentialschritt  y  =  -  = 

^       a 


=  123 


an- 


geschlossen.    Das    Schema   dieser  Ausglcichverbindungen   und    die 
Details  der  Wicklung  zeigt  Fig.  177,  S.  103. 

Die  kurzen  Pole  ergeben  eine  gi'oßc  Wicklungshöhe,  welche 
ihrerseits  die  Abkühlungsfähigkeit  der  Magnetspulen  vermindert. 
Die  Spulen  sind  deshalb  unterteilt.  Die  Polspitzen  an  der  Eintritts- 
seite der  lamelliertcn  Polschuhe  sind  bei  der  Hälfte  der  Bleche  ab- 
geschnitten, um  diese  stark  zu  sättigen. 

Ilauptdaten  der  Maschine.   (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  30.) 
Anker:  Kommutator: 


D=183  cm 


/i  =  34 


Durchmesser 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen 

Eisenlänge  ohne 

Luftschlitze  1=^32      „ 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  h  ^^  14,6  „ 

Wicklung: 
Reihenparallelwicklung  a  =-=  ö 
Leiterzahl  A"=1230 

Leiterquerschnitt 

=--1,6x38,5  mm 
Nutenzahl  Z=20b 

Nutenabmessungen 

=  15X44  mm 


Durchmesser 
Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 


i)fc  =  131  cm 
L,  =  30      „ 
Jf=615 


Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte      10 
Bürsten  gro  Stift       9 
Bürstenabmessungen  2,0X3,0  cm 

Magnetgcstcll: 


Polzahl 

Polbogcn 

Polschuhlänge 

Kcrn(|ucrschnitt 

Jochquerschnitt 


2i?  =  10 
h.  =  39    cm 
^p-34,6  „ 

Q,„  =  710cm» 
Q/  =  340    „ 
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Nebenschluß  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie  Windungen  pro  Spule  =  520 

Drahtdurchraesser     ^  =  4,6  mm. 
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15.  Elektrizitats-GesellschaftAliothyMiilichenstein-Basel.  Gene- 
rator, 900  KW,  lOOUmdr.pro  Min.  600—600  Volt,  1800— 1500  Amp. 
(Tafel  m.) 

Der  Ankerstern  und  die  Preßplatten  dieser  Maschine  sind  aus 
Gußeisen.  Die  Preßplatten  bestehen  aus  einzelnen  Gußstücken,  sie 
werden  durch  Schrauben,  die  durch  die  Bleche  gehen,  zusammen- 
gepreßt. Die  Wicklung  ist  als  Parallelwicklung  ausgeführt  und  mit 
Äquipotentialverbindungen  versehen. 

Die  Magnete  und  das  Joch  bestehen  aus  Stahlguß  und  sind  in 
einem  Stück  gegossen.  Das  Joch  ist  als  Hohlguß  ausgeführt,  um 
eine  genügende  Steifheit  gegen  Durchbiegung  zu  erhalten.  Die 
Bürstenbrille  wird  durch  an  das  Joch  angeschraubte  Arme  geführt 
und  die  Bürstenstifte  sind  so  eingerichtet,  daß  die  Bürsten  leicht 
abgehoben  werden  können  (siehe  Fig.  115,  S.  68). 

Hauptdaten  der  Maschine.   (Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  32.) 

Anker:  Bürsten: 

Durchmesser  2)  =  300  cm  Material  Kohle 

Eisenlänge  mit  Luft-  ^j^^ahl  der  Stifte      14 

schlitzen  1^  =  39      „  Bürsten  pro  Stift       10 

Eisenlänge  ohne  Bürstenabmessungen  1,6x3,0  cm 

Luftschlitze  ^  =  35      „ 

EisenhöheohneZähneÄ^31,4  „  ..  .        .   ,, 

„_   ,  ,  "  Magnetgestell: 

Wicklung: 

Parallelwicklung  a  =  l  Polzahl  2p=^U 

Leiterzahl  2^=2100  Polbogen  h^  =  4S     cm 

Leiterabmessungen  Polschuhlänge         l^  =  37,8 

=  2  5X14  mm  Kernquerschnitt    Q^  =  1250  cm 

Nutenzahl  '  Z  =  350  Jochquerschnitt     Q,.  =  675      „ 

Nutenabmessungen 

=  13,6X36  mm  Nebenschlußwicklung: 

Kommutator:  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Durchmesser  Dj^  =  200  cm  Windungen  pro  Spule  —  988 

Nutzbare  Länge       Lj^=37      „  Drahtdurchmesser 
Lamellenzahl             K=  1050  ^  =  4,8/4,3  mm. 

16.  Ateliers  de  Constrnctions  Electriqnes  de  Charleroi.  Forder- 
motor, 280  PS,  0—30  ümdr.  pro  Min.  0—200  Volt,  1000—2000 
Amp.     (Fig.  282  u.  283.) 

Dieser  Motor  ist  direkt  gekuppelt  mit  der  Welle  einer  Förder- 
trommel. Der  Ankerstern  und  die  Preßplatten  sind  aus  Stahlguß, 
ebenso  das  Joch  und  die  Pole.  Der  Kommutator  ist  an  das  Arm- 
system des  Ankers  angeschraubt.     Bemerkenswert  ist  die  Bürsten- 
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verstellvorrichtung.  Die  Bürstenstifte  sind  an  einem  gußeisernen 
Ring  befestigt,  welcher  auf  seinem  ganzen  Umfang  von  Rollen  ge- 
führt wird.    Die  Rollen  werden  durch  Ringsegmente,  welche  unter- 
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einander  gelenkig  verbunden  sind,  in  einem  bestimmten  Abstand 
gehalten  und  anderseits  durch  einen  an  das  Joch  angegossenen 
Ring  geführt. 


Fig.  283.     Ateliers  de  Constructions  Electriques  de  Charleroi.     Fördermotor, 
280  PS,  0—30  Umdr.  pro  Min. 


Hauptdaten  der  Maschine. 

Anker: 
Durchmesser  D  =  250  cm 

Eisenlänge   mit  Luft- 
schlitzen ?,  =  50      „ 
Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze /^=  46,25  „ 
Eisenhölie  ohne  Zähne  /t  =  13,7  „ 

Wicklung: 
Keihenparallelwicklung 

a  =  2 
Leiterzahl  N=-  756 

Leiterabmessungen    8  X  25  mm 
Nutenzahl  i;=189 

Nutenabmessungen  21  X  63  mm 

Kommutator: 
Durchmesser  I^u^^  ^^^  ^"^ 

Nutzbare  Länge        L^  =  2 1      „ 
Lamellenzahl  K=  378 


(Siehe  Tabelle  Abschnitt  79  Nr.  7.) 
Bürten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  16 

Bürsten  pro  Stift  4 

Bilrstenabmessungen     2x4  cm 

Magnetgestcll: 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlängc 

Kernquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2;?  =  16 
&.  =  32  cm 
^^  =  öO     „ 

Q^=1260  cm* 
e,  =  780       „ 

Magnetwicklung: 
Fi^emderregung  110  Volt : 
Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  321 
Drahtdurchmesser 

^=6,0/6,5  mm. 
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17.  Compa^ie  de  rindnstrie  Electrique  et  H^canique,  Genf. 
Hochspannungsgenerator,  270  KW,  300  Umdr.  pro.  Min.  3600  Volt, 
76  Amp.     (Fig.  284  u.  285.)^) 

Die  Maschine  ist  ein  Hanptschlußgenerator  und  ist  in  der 
Serie-Kraftübertragungsanlage  von  Moutiers  nach  Lyon  in  Betrieb, 
Eine  verfügbare  Leistung  von  6300  PS  wird  mit  einer  Luft- 
leitung von  180  km  Länge  nach  Lyon  übertragen.  Im  Kraftwerk 
stehen  vier  Einheiten,  von  denen  jede  aus  zwei  Doppelmaschinen 
besteht,  so  daß  im  Ganzen  16  Gleichstrommaschinen  vorhanden 
sind.  Da  der  höchste  vorkommende  Spannungsunterschied  zwischen 
Maschine  und  Erde  60000  Volt  betragen  kann,  so  ist  auf  die 
Isolierung  der  Wicklung  und  des  Kommutators  gegen  Gehäuse  und 
Erde  besondere  Sorgfalt  verwendet.  Kommutator  und  Ankerkörper 
sind  isoliert  auf  einer  gemeinsamen  Nabe  aufgeschraubt.  Außerdem 
stehen  die  Maschinen  noch  auf  Zapfen,  die  in  Doppelglocken- 
isolatoren eingekittet  sind. 

Die  Ankerwicklung  ist  aus  Schablonenspulen  hergestellt  und 
liegt  in  Nuten.  Sie  ist  als  Reihenschaltung  mit  vermehrter  La- 
mellenzahl ausgeführt,  und  zwar  beträgt  die  Lamellenzahl  das 
l?-fache  der  Spulenzahl.  (Bd.  I,  S.  119,  Fig.  123.)  Die  Verbindungen 
der  Lamellen  sind  seitlich  am  Kommutatorkörper  angebracht. 

Das  Gehäuse  ist  sechspolig,  aus  Stahlguß  mit  angegossenen 
Polen.  Die  Polschuhe  sind  lamelliert.  Die  Feldspulen  sind  auf 
Zinkrahmen  aufgewickelt  und  alle  Verbindungsleitungen  auf  Porzellan - 
Isolatoren  verlegt. 

Bemerkenswert  sind  auch  die  elastischen  Kupplungen  zwischen 
Dynamos  und  Turbine  und  den  Dynamopaaren  unter  sich.  Die 
äußere  Muffe  ist  nicht  aus  einem  Stück,  sondern  setzt  sich  aus 
einer  mit  Zugfingem  versehenen  Scheibe  zusammen,  die  konzentrisch 
zur  Nabe  gleiten  können;  der  Innenrand  der  Scheibe  ist  mit  dem 
Außenrand  der  Nabe  durch  ein  ringförmiges  Stück  mit  32  Bolzen 
verbunden,  auf  welchen  zwischen  Außen-  und  Innenrand  Federn  sitzen. 
Diese  federnde  Verbindung  zwischen  Außen-  und  Innenteil  der  Kupp- 
lung ist  so  eingestellt,  daß  unter  dem  Einfluß  des  normalen  Dreh- 
momentes eine  Verschiebung  der  Scheibe  nicht  eintreten  kann; 
sobald  aber  das  Drehmoment  einen  übermäßigen  Wert  annimmt, 
etwa  durch  Kurzschluß  auf  der  Strecke,  wird  die  Scheibe  gleiten. 
Auf  diese  Weise  wird  jede  Zerstörung  der  Kupplungsriemen  oder 
gar   der   Anker   selbst   durch  heftige   plötzliche    Stöße   vermieden. 

Die  Änderung  der  Spannung  geschieht  durch  Änderung  der 
Tourenzahl    der   Turbine.     Die   Stromstärke   und    somit    auch    die 
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Feldverteilung  ist  für  alle  Belastungen  die  gleiche.  Die  Bürsten 
lassen  sich  daher  so  einstellen,  daß  die  Kurzschlußspannung  gleich 
Null  wird. 

Hauptdaten  der  Maschine. 
Anker:  Bürsten: 

Durchmesser  D=  123,2cm  Material  Kohle 

Eisenlänge  mit  Luft-  Anzahl  der  Stifte  6 

schlitzen  J^=^S2        „  Bürsten  pro  Stift  2 

Eisenlänge  ohne  Luft-  Bürstenabmessungen 

schlitze  /=28        „  0,8x3,0  cm 

Eisenhöhe  ohne 

Zähne  Ä=22        „  Magnetgestell: 

Wicklung:  Polzahl  2p  =  6 

Reihenschaltung  a  =  1  Polbogen  h.  =  44  cm 

Leiterzahl  iV=1992  Polschuhlänge  ^^  =  30     „ 

Leiterdurchmesser     ^  =  3,8  mm  Kernquerschnitt       Q^  =  700  cm- 

Nutenzahl  Z=lll  Jochquerschnitt        Q^.  =  500    „ 

Nutenabmessungen 

=  18X36  mm  Wicklung: 

Kommutator:  Hauptschluß 

Durchmesser  Z);^=110cm  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Nutzbare  Länge       L,^.=  7,5     „  Windungen  pro  Spule  =  229 

Lamellenzahl  K=996  Drahtdurchmesser  ^=9,4  mm. 

Hieraus  ergeben  sich  folgende  charakteristischen  Größen: 

Induzierte  Spannung  bei  Vollast ^^  =  3736  Volt 

Luftinduktion  bei  Vollast jBj=91öO 

Maximale  Zahninduktion  bei  Vollast    ....   5^^^=26600 

Ankerinduktion  bei  Vollast -B^=  11300 

Magnetinduktion  bei  Vollast i5^=  15000 

Jochinduktion  bei  Vollast jB^.=  14400 

Spezifische  Ankerbelastung  bei  Vollast     ....  ÄS  =193 

Ankergeschwindigkeit v  =  19,4m/sec 

Kommutatorgeschwindigkeit Vfc=17,3m/sec 

Lamellen teilung ^  =  3,46  mm 

Maximale  Spannung  zwischen  benachbarten  Lamellen  P^^  =  34      Volt 

N 
Ankerkonstante      l^vÄS  •  10"^  =  0,695. 

18.  Feiten  &  Gnilleaume-Lahmeyerwerke.  Componnd-Regnlier- 
Dynamo,  0—75  KW,  680  Umdi-.  pro  Min.  0—220  Volt,  345  Amp. 
(Fig.  286  bis  288.) 

Die   Maschine   ist    als    Lagei'schildtype    gebaut.      Das  Lager 
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auf  der  Riemscheibenseite,  welches  die  größten  Kräfte  aufzunehmen 
hat,  ist  als  Gleitlager  ausgebildet,  während  die  Kommutatorseite 
ein  Kugellager  besitzt.  Die  eine  Preßplatte  der  Ankerbleche  ist 
mit  dem  Stern  aus  einem  Stück  gegossen,  während  die  andere 
durch  einen  Bajonettverschluß  gehalten  wird.  Die  Wicklung  ist 
mit  Äquipotentialverbindungen  versehen. 


Fig.  288.     Feiten  &  GuiUeaume-Lahmeyerwerke.     Compound-Regulier-Djmamo, 
0—75  KW,  680  Umdr.  pro  Min. 

Die  Maschine  hat  Wendepole,  welche  nach  der  auf  Seite  120 
beschriebenen  Weise  angeordnet  sind.  Um  Platz  für  die  Neben- 
schlußwicklung zu  erhalten,  sind  die  Polkeme  schmal  und  hoch 
gemacht.  Es  wird  hierdurch  eine  gute  Abkühlung  der  Wendepol- 
und  Nebenschlußwicklung  erzielt.  Die  Hauptpole  sind  aus  Blech, 
die  Wendepole  aus  Schmiedeeisen  und  das  Joch  aus  Gußeisen. 
Eine  siebenstündige  Dauerprobe  mit  230  Volt  und  715  Touren  er- 
gab folgende  Temperaturen: 

Anker  ...  im  Mittel  44®  C 
Kommutator  .  .  .  .  43®  C 
Magnete 42®  C. 


Digitized  by 


Google 


182 


Zehntes  Kapitel. 


Hauptdaten  der  Maschine.   (Siehe  Tabelle  Abschnitt  78  Nr.  L) 

Anker:  Wicklung: 
Durchmesser                 D  =  48  cm     parallel  Wicklung        a  =  3 

Eisenlänge   mit  Luft-     ^  Leiterzahl                  J^=612 

schlitzen                    1^  =  2^    „  Leiterabmessungen    1 X 15  mm 

Eisenlänge  ohne  Luft-     ^  Nutenzahl                   Z=102 

^^^^^^^®                       ^=20    „  Nutenabmessungen6,2x38mm 
Eisenhöhe  ohne  Zähne  ä  =  6,2  „ 


Fig.  289.     Feiten  &  Guilleaume-Lahmeyerwerke.     Normales  Modell  für 

11—100  KW. 


Kommutator: 

Magnetg 

estell: 

Durchmesser 
Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 

Bürster 

B^  =  38  cm 
L,=  14,5„ 
-^=306 

Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kernquerschnitt 

Jochquerschnitt 

2p  =  6 
&,.=  19,4  cm 

Q^=2ö2cm« 

Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  6 

Bürsten  pro  Stift  4 

Bürfetenabmessungen  1,5X3  cm 


Neben  Schluß  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =1000 
Drahtdurchmesscr^=  2,3/2,6  mm 
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Haupt  Schluß  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Windungen  pro  Spule  =  6^/2 

2x3  Spulen  in  Serie     Drahtabmessungen  8,5  X 10  mm. 

Wendepole. 

Polbogen  i^  =  2,5cm  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Polschuhlänge  l^=n     ^  Windungen  pro  Spule  =  11 

Kernquerschnitt  Leiterabmessungen     4  X  45  mm. 
Q^^=51  u.  85  cm« 

Fig.  289  zeigt  ein  normales  Modell  der  Feiten  &  Guilleaume- 
Lahmeyerwerke  für  Maschinen  von  11  — 100  KW  bezw.  von  12,5 
bis  125  PS.  Dieses  Modell  ist  in  seinem  Aufbau  der  beschriebenen 
Wendepolmaschine  sehr  ähnlich.  Die  Welle  wird  auch  hier  auf 
der  Kommutatorseite  von  einem  Kugellager  und  auf  der  Riem- 
scheibenseite  von  einem  Gleitlager  getragen. 

19.  Gesellschaft  für  Elektrische  Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 
Turbogenerator,  65  KW,  3000  Umdr.  pro  Min.  115  Volt,  565  Amp. 
(Tafel  IV.) 

Diese  mit  Wendepolen  ausgerüstete  Maschine  ist  direkt  ge- 
kuppelt mit  einer  Elektra- Dampfturbine.  Die  Ankerbleche  sitzen 
direkt  auf  der  Welle  und  haben  außer  drei  radialen  Luftschlitzen 
noch  mehrere  axiale  rechteckige  Schlitze.  Die  beiden  seitlichen 
Preßplatten  haben  eine  gleiche  Anzahl  Öffnungen  und  pressen  die 
Ankerbleche  nur  mit  einzelnen  Kippen. 

Die  als  zweifache  Parallelwicklung  ausgeführte  Wicklung  liegt 
in  keil  verschlossenen,  schräg  gestellten  Nuten.  Die  Keile  sind  aus 
Holz  und  derartig  aus  zwei  Stücken  zusammengeleimt,  daß  deren  Fa- 
sern senkrecht  zueinander  stehen.  Die  Stimverbindungen  sind  durch 
übergeschobene  Bronzekappen  gegen  die  Wirkung  der  Fliehkraft 
geschützt.  Sie  werden  mittelst  geschlitzter  konischer  Ringe  an 
diese  Bronzekappen  gepreßt.  Die  Wicklung  ist  mit  fünf  Ausgleich- 
systemen versehen.  Diese  sind  als  Bandagen,  welche  auf  dem 
hinteren  Schrumpfringe  des  Kommutators  gewickelt  sind,  ausgebildet. 
Jedes  System  verbindet  zwei  einander  diametral  gegenüberliegende 
Lamellen  miteinander.  Außerdem  sind  an  einigen  Stellen  zwei 
benachbarte  Lamellen  durch  einen  Bügel  zwischen  den  Fahnen 
miteinander  leitend  verbunden.  Diese  Verbindungen  besorgen  den 
Ausgleich   zwischen    den  beiden  parallel  geschalteten  Wicklungen. 

Der  Kommutator  wird  durch  vier  Schrumpfringe  zusammen- 
gehalten und  mittelst  eines  Konus  auf  der  Welle  befestigt.  Die 
Bürstenstifte  sind  in  kräftigen  Bügeln  festgeklemmt,  welche  isoliert  an 
einem   zweiteiligen  Ringe   befestigt  sind.     Dieser  Ring    ist   mittelst 
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vier  Rollen  auf  jeder  Seite  drehbar  in  einem  gußeisernen  Gestell, 
das  auf  der  Grundplatte  befestigt  ist.  Die  Verstellung  der  Bürsten 
erfolgt  durch  Schraubenspindel  und  Handrad.  Das  Magnetgestell 
ist  aus  Stahlguß.  Die  runden  schmiedeeisernen  Hauptpole  und 
Wendepole  sind  angeschraubt.  Die  Polschuhe  der  Hauptpole  sind 
lamelliert,  während  diejenigen  der  Wendepole  angeschmiedet  sind. 
Die  Länge  der  letzteren  beträgt  ca.  */^  der  Ankerläuge,  die  Breite 
ca.  zwei  Zahnteilungen. 

Die  Hilfspolwicklung  ist  aus  einem  Bronzezylinder  gewinde- 
artig herausgeschnitten.  Auf  der  Kommutatorseite  ist  die  Maschine 
durch  eine  Verschalung  ganz  abgeschlossen,  wogegen  die  auf  der 
hinteren  Seite  mit  Löchern  versehen  ist,  durch  welche  die  warme 
Luft  entweichen  kann.  Die  Maschine  arbeitet  bei  allen  Belastungen 
vollkommen  funkenfrei. 

Hauptdaten  der  Maschine.   (Siehe  Tabelle  Abschnitt  78  Nr.  IIL) 


Anker: 
Durchmesser  D=  36  cm 

Eisenlänge    mit  Luft- 
schlitzen ^^  =  19    „ 
Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze 1^16    „ 
Eisenhöhe  ohne  Zähne  h  =  S      „ 

Wicklung: 
Zweifache  Parallel- 
schaltung a  =  4 
Leiterzahl                          N=  200 
Leiterabmessungen  =  2,5X8  mm 
Nutenzahl                          Z=50 
Nutenabmessungen 

=  8,5X26  mm 
Kommutator: 
Durchmesser 
Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 


Bürsten: 


Kohle 

4 

7 


Material 

Anzahl  der  Stifte 

Büi-sten  pro  Stift 

Bürstenabmessungen 

=  1,6X3,0  cm 

Magnetgestell: 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kernquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2i^  =  4 
b^  =  n  cm 

Q^=165  cm- 
Q,.=  100    „ 


D^.  =  18  cm 
L,=  39    „ 
jK:=100 


Nebenschluß  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  1150 
Draht  durchmesser      ^=2,0  mm. 


Polbogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 


Wendepole. 

6^  =  4  cm      Schaltung  der  Spulen :    in  Serie 
Z^  =  14  „       Windungen  pro  Spule  =»  5 
Q^  ^  =  1 9 , 6  cm*     Leiterabmessungen  23X23  mm . 


Fig.  290  zeigt  eine  ähnliche  Konstruktion  eines  Turbogenerators 
dieser  Firma.     Diese  Maschine  leistet  145  KW  bei  2200  Umdr.  pro 
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Fig.  290.     Gesellschaft  für  elektrische  Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 
Turbogenerator,  145  KW,  2200  Umdr.  pro  Min. 


Fig.  291.     Gesellschaft  für  Elektrische  Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 
Anker  eines  Turbogenerators  für  35  KW,  8000  Umdr.  pro  Min. 
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Min.,  sie  ist  mit  zwei  Kommutatoren  ausgerüstet  und  die  Bürsten- 
verstellungsvorrichtungen  der  beiden  Kommutatoren  sind  mechanisch 
miteinander  gekuppelt. 

Die  Verschalung  ist  weggenommen,  so  daß  die  Anordnung  der 
Haupt-  und  Wendepole  ersichtlich  ist.  Die  Wicklung  der  Wende- 
pole besteht  hier  aus  Kabeln. 

Fig.  291  zeigt  einen  Anker  eines  Turbogenerators  für  35  KW, 
3000  Umdr.  pro  Min.,  110  Volt.  Die  Ankemuten  sind  schräg  ge- 
stellt. Auf  der  hinteren  Seite  sind  mehrere  mit  Gewinde  ver- 
sehene Löcher  sichtbar,  welche  zur  Anbringung  der  Gewichte  bei 
der  Ausbalancierung  dienen. 

20.  3IaschineDfabrik  Oerlikon.  Turbogenerator,  500  KW, 
2000  Umdp.  pro  Min.     440—550  Volt.    (Tafel  V  u.  Fig.  292.) 

Die  sechspolige  Maschine  ist  mit  einer  Parallelwicklung  mit  Äqui- 
potentialverbindungen, welche  auf  der  hinteren  Seite  des  Ankers 
liegen,  versehen.  Die  Nuten  sind  geschlossen  und  enthalten  je  zwei 
Stäbe.  Der  Ankerkörper  ist  stark  unterteilt.  Jedes  Blechpaket  ist 
43  mm  und  der  Schlitz  12  mm  breit.  Der  Kommutator  ist  durch 
Ringe  gegen  die  Wirkung  der  Fliehkraft  geschützt.  Die  Ringe 
werden  mittelst  konischer  Segmente  auf  den  Kommutator  fest- 
gepreßt. Die  Bürstenbrille  wird  von  einem  besonderen  Ständer  ge- 
tragen. Ihre  Lagerung  geschieht  auf  Rollen,  so  daß  die  Bürsten  sich 
leicht  einstellen  lassen.  Auf  der  Ankerseite  sind  die  Bürstenstifte 
in  einem  Ringe  befestigt,  welcher  von  einigen  am  Gehäuse  angebrach- 
ten Rollen  getragen  wird. 

Auf  die  Ventilation  der  Maschine  ist  besondere  Sorgfalt  ver- 
wendet. Die  kalte  Luft  wird  unterhalb  des  Rahmens  durch  den 
Kanal  K  von  einem  Ventilator  V  angesaugt,  welcher  an  den  Anker- 
körper angeschraubt  ist.  Die  aus  dem  Ventilator  geschleuderte  Luft 
strömt  zum  Teil  durch  die  Löcher  A  in  den  Raum,  in  w^elchem  sich 
die  Magnete  befinden.  Dieser  Raum  ist  durch  Bleche  vom  Anker  ganz 
getrennt.  Die  Luft  entweicht  durch  Löcher  in  der  vorderen  Ver- 
schalung. Ein  anderer  Teil  der  vom  Ventilator  gelieferten  Luft 
strömt  durch  den  Luftraum  und  bestreicht  und  kühlt  die  äußere 
Ankerfläche.  Durch  den  Zug  dieser  Luftströmung  und  durch  die 
Ventilationswirkung  der  Luftschlitze  wird  ebenfalls  Luft  gesaugt. 
Ein  dritter  Teil  der  vom  Ventilator  gelieferten  Luft  wird  durch 
einen  Kanal  unterhalb  der  Maschine  nach  dem  Kommutator  ge- 
führt. Mittelst  eines  hölzernen  Mundstücks  wird  die  Luft  gegen  die 
Unterkante  des  Kommutators  geblasen.  Der  Kommutator  wird 
innen  noch  durch  einen  besonderen  Ventilator  gekühlt.  Dieser  ist 
zwischen  Kommutator   und    Lager   angebracht  und  saugt  die  Luft 


Digitized  by 


Google 


Beispiele  ausgeführter  Maschinen. 


187 


s 

2 

Ü 

Ü 
P 

o 
o 
o 

<N 

^^ 

o 
o 


o 


a 
o 

o 

O 

"a 

3 


)^ 


durch  Schlitze  k  in  der  Welle  ebenfalls  aus  dem  Kanal  K  an.  Die 
durch  k  strömende  Luft  wird  durch  das  Blech  B  gehindert  durch 
den  Anker  zu  entweichen. 

Den  Bürstenhalter  dieser  Maschine  zeigt  Fig.  87b  Seite  57. 
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Hauptdaten  der  Maschine.  (Siehe  Tabelle  Abschnitt  78  Nr.  IV.) 

Anker: 
Durchmesser  D  =  80  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen l^  =  42,8  „ 
Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze l  =  34,4  „ 
Eisenhöhe  ohne  Zähne  ä  =  1 6    „ 
Wicklung: 


Bürsten: 
Material  Endruweit 

Anzahl  der  Stifte  6 

Bürsten  pro  Stift  6 

Bürstenabmessungen    1,4X4  cm 

Magnetgestell: 


Parallelwicklung 

Leiterzahl 

Leiterabmessungen 

Nutenzahl 

Nutenabmessungen 

Kommutator: 
Durchmesser 
Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 


a=3 
2^=420 

2,8X17  mm 
Z=210 

5,8X50  mm 


Polzahl 

Pol  bogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2p  =  ß 
5^  =27  cm 
Z^  =  41 


Qj=  ISO 


n 

252  cm* 


Djt  =  40cm 

jK:=2io 


Polbogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 


Nebenschluß  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  2610 
Drahtdurchmesser  ^=  1 ,8/2,2  mm 

Wendepole. 
5^  =  5  cm         Schaltung  der  Spulen :  Serie 
Z^  =  28  „  Windungen  pro  Spule  10 

Q^^  =  112  cm*     Leiterabmessungen  4,2  X 1 45  mm 
Luftraum  einseitig  ^^  =  10  mm 

21.  Feiten  &  Guilleaanie-Lahnieyerwerke.  Generator,  1100  KW, 
94  Umdp.  pro  Min.     630  Volt,   1750  Amp.    (Taf.  VI.) 

Diese  Maschine  ist  für  direkte  Kupplung  mit  einer  Dampf- 
maschine gebaut.  Sie  ist  mit  Wendepolen  der  bei  dieser  Firma 
üblichen  Bauart  ausgerüstet.  Der  Kommutator  ist  an  das  Arm- 
system des  Ankers  angeschraubt.  Der  Bürstenhalterring  wird  von 
einem  Ansatz  am  Lager  getragen  und  ist  wie  ein  Ead  mit  Armen 
gebaut.  Die  Wicklung  ist  mit  Äquipotential  Verbindungen  versehen. 
Das  Joch  besteht  aus  Gußeisen,  die  Haupt-  und  Wendepole  aus 
Stahlguß.     Der  Querschnitt  der  flauptpole  ist  oval. 

Hauptdaten  der  Maschine.   (Siehe  Tabelle  Abschnitt.  78  Nr.  II.) 
Anker: 

Durchmesser  D  =  320  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen Z^  =  30    „ 

Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze 1  =  21     „ 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  ä  =  15,2  „ 


Wicklung: 

Eeihenparallelwicklung  a  =  5 
Leiterzahl  2^=  2130 

Leiterabmessungen      2  X  20  mm 
Nutenzahl  Z=  355 

Nutenabmessungen    9,7  X  48mm 
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Kommutator: 


Magnetgestell: 


Durchmesser 
Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 


Bürsten: 

Material 

Anzahl  der  Stifte 
Bürsten  pro  Stift 
Bürstenabmessungen     2 

Polbogen  h^  = 

Polschuhlänge  l^  = 

Luftraum  d^  = 
Kemquerschnitt 

22.    Sachsenwerk, 
80  PS,  310—620  Umdr, 

bis  295.) 


2jp  =  20 
b^  =  34  cm 


220  cm     Polzahl 
=  19,5„       Polbogen 
=  1065         Polschuhlänge 
Kemquerschnitt 
Jochquerschnitt        Q^.  =  7  50 
Kohle  Nebenschlußwicklung: 

20  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

5  Windungen  pro  Spule  =  780 

X  3  cm       Drahtdurchmesser^=  4,2/4,7  mm 

Wendepole. 
=  3,8 cm      Schaltung  der  Spulen:  Serie 
=  22,5  „       Windungszahl  pro  Spule  7 
=  0,5    „       Leiterabmessungen    11X80  mm 

.132  cm- 

Licht-  und  Kraft- Aktiengesellschaft.   Hotor^ 
,  pro  Min.     220  Volt,  300  Amp.     (Fig.  29a 


Fig.  293.     Sachsenwerk,  Licht-  und  Kraft-Aktiengesellschaft.     Motor,  80  PS^ 
810—620  Umdr.  pro  Min.     Längsschnitt. 
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Die  Maschine  ist  mit  einer  Kompensationswicklung  ausgerüstet, 
deren  Träger  aus    einem    zwischen  den  Polen  und  dem  Anker  ge- 


Fig.  294.     Blechring  mit  Kompensationswicklung. 


Fig.  295.     Details  der  Kompensationsringe. 

Fig.  294  und  295.     Sachsonwerk,  Licht-  und  Kraft-Aktiengesellschaft. 

Motor,  80  PS,  310—620  Umdr.  pro  Min. 
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legenen  und  aus  Segmenten  zusammeugesetzten  Ringe  mit  Nuten 
besteht.  Die  direkt  unter  den  Polen  liegenden  Segmente  sind  aus 
Eisenblech,  während  die  Segmente  in  der  Pollticke  aus  Zinkblech 
bestehen.  Bei  dieser  Anordnung  ist  die  Wicklung  für  sich  leicht 
auf  den  Blechkörper  zu  wickeln.  Fig.  294  zeigt  den  fertig  ge- 
wickelten BlechriDg  und  Fig.  295  die  Details  der  Kompensations- 
ringe und  ihre  Befestigung  an  die  Hauptpole. 


Hauptdaten 

Anker: 
Durchmesser  2>=71cm 

Eisenlange  mit  Luft- 
schlitzen ?i  =  17,6  „ 
Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze ?  =  16,5  „ 
Eisenhöhe  ohne  Zähne  Ä  =  8,8    „ 

Wicklung: 
Eeihenwicklung  a  =  1 

Leiterzahl  N=  358 

Leiterabmessungen    3X15  mm 
Nutenzahl  Z=179 

Nutenabmessungen  5,5  x:  37  mm 

Kommutator: 
Durchmesser  2>^.  =  44  cm 

Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 


der  Maschine. 

Bürsten: 

Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  8 

Bürsten  pro  Stift  2 

Bürstenabmessungen  2x3  cm 

Magnetgestell: 


Polzahl 

Polbogen 

Polschujilänge 

Kernquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2i;  =  8 
^^  =  20,7  cm 
^p=17,5    „ 

Q,,=  226cnr 
Q,  =  270    „ 


Lfe=9 
K=119 


Nebenschlußwicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  in  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  1250 
Drahtdurchmesser  ^=  l,8/2,0mm 


Kompensations  Wicklung. 


Innerer  Durchmesser  des 

Ringes  71,4  cm 

Äußerer  Durchmesser  des 


Kinges 
Eisenlänge 

schlitzen 
Eisenlänge 

schlitze 


83,4 


mit     Luft- 


17,5 


Luftraum  einseitig 

Reihenwicklung 

Leiterzahl 

Leiterabmessungen 

Nutenzahl 

Nutenabmessungen 


0,2  cm 

408 

3x16  mm 

68 

14X39  mm 


ohne     Luft- 


16,5 


Fig.  296  zeigt  eine  Maschine  derselben  Firma  mit  Kompensations- 
wicklung und  Wendepolen.  Die  Maschine  ist  für  veränderliche 
Spannung.  Sie  leistet  60  KW  bei  650  Umdr.  pro  Min.,  und  zwar 
400  Amp.  bei  50  Volt,  400  Amp.  bei  150  Volt  und  200  Amp.  bei 
300  Volt.  Die  Wendepole  sind  besonders  erregt ;  die  Kompensations- 
wicklung dient  somit  nur  zur  Kompensierung  des  Ankerfeldes, 
während   die  Wendepolwicklung    das   erforderliche  kommutierende 
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Fig.  296.     Sachsenwerk,  Licht-  und  Kraft-Aktiengesellschaft.     Generator  mit 
Kompensationswicklung  und  Wendepolen,  60  KW,  650  Umdr.  pro  Min. 


Fig.  297.     Komi^ensationswicklung  des  Generators  auf  Fig.  296. 

Feld    liefert.     In  Fiof.  297    ist    der   Körper,    welcher    die   Kompen- 
sationswicklung enthält,  besonders  dargestellt.    Wie  ersichtlich,  sind 
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die  Blechkörper,  welche  die  Wicklung  tragen  und  zu  gleicher  Zeit 
die  Polschuhe  der  Hauptmagnete  bilden,  durch  starke  seitliche 
Blechringe  miteinander  verbunden. 

23.  Aktiengesellschaft  Brown,  Boveri  &  Co.  Turbogenerator, 
250  KW,  8000  Umdr.  pro  Min.  450—650  Volt,  555—384  Amp. 
(Tafel  VII.) 

Zwei  dieser  Maschinen  in  Tandemanordnung  sind  direkt  ge- 
kuppelt mit  einer  Dampfturbine,  System  Brown,  Boveri-Parsons. 
Die  Maschinen  sind  mit  Kom- 
pensationswicklung und  Wen- 
depolen versehen.  Das  Anker- 
eisen ist  in  sechs  Pakete  unter- 
teilt, von  denen  jedes  noch  mit 
zwei  Preßspaneinlagen  von 
0,5  mm  Stärke  versehen  ist. 
Dui'ch  eine  Reihe  axialer 
Löcher  gelangt  die  von  den 
Rippen  der  seitlichen  Preß- 
körper angesaugte  Luft  zu 
den  radialen  Luftschlitzen. 

Die  Wicklung  ist  als 
Parallelwicklung  ausgeführt 
und  liegt  in  mit  Holzkeilen 
verschlossenen  Nuten.  Die 
Stirnverbindungen  werden 
durch  übergeschobene  Kap- 
pen aus  Deltametall  gegen 
die  Wirkung  der  Fliehkraft 
geschützt.  Die  Kappe  auf 
der  Kommutatorseite  ist  durch 
.  eine  Anzahl  Bolzen  mit  dem 
Preßkörper  verschraubt,  wäh- 
rend diejenige  auf  der  hin- 
teren Seite  des  Ankers  außerdem  noch  mit  einer  Nabe  auf  die 
Welle  aufgekeilt  ist. 

Die  Kommutatorsegmente  werden  durch  drei  nahtlos  geschmie- 
dete und  warm  aufgezogene  Stahlringe  zusammengehalten.  Die 
äußeren  Ringe  haben  Ausdrehungen  zum  Einbringen  von  Gewichten 
beim  Ausbalancieren.  Die  Isolation  zwischen  Schrumpfring  und 
Kommutator,  sowie  zwischen  den  einzelnen  Lamellen  besteht  aus 
Mikaplatten.  Die  Fahnen  am  Kommutator  werden  aus  federhartem 
Bronzeblech  gebogen  und  sind  mit  den  Lamellen  vernietet  und  mit 

Arnold,  OleicbstrommaBChine.  II.   2.  Aufl.  13 


Fig.  298.     AktiengeseUschaft  Brown, 
Boveri  &  Co.     BUrstenbrillo  eines  Turbo- 
generators. 
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Silber  verlötet.  Die  Verbindung  zwischen  den  Ankerstäben  und 
Fahnen  erfolgt  durch  beiderseits  verlötetes  Kabel.  Eine  Marke  an 
den  Lamellen  gibt  an,  wie  weit  der  Kommutator  abgedreht  werden 
darf.  Die  Befestigung  auf  der  Welle  erfolgt  durch  konische  Bronze- 
ringe und  einen  konischen  geschlitzten  Stahlring.  Der  Bürstenstift- 
träger  ist  am  Lager  angebracht  und  mittelst  Spindel  und  Mutter 
drehbar.  Auf  der  Ankerseite  werden  die  Bürstenstifte  durch  einen 
Distanzring  gehalten,  der  mit  dem  Bürstenstiftträger  noch  durch  zwei 
Eisenstifte  verbunden  ist.  Fig.  298  zeigt  die  Bürstenbrille  eines 
ähnlichen  Generators. 

Das  lameliierte  Feldeisen  hat  vier  Luftschlitze.  Die  seitlichen 
Preßplatten  sind  entsprechend  den  Nuten  des  Feldes  ausgefräst  und 
durch  eine  Anzahl  Keile,  die  in  Gußansätzen  des  Gehäuses  liegen, 
festgehalten. 

Die  Nebenschlußwicklung  liegt  in  vier  breiten  Nuten  und  ist 
in  sechs  Pakete  unterteilt.  Die  Kompensationswicklung  aus  Flach- 
kupfer liegt  teils  in  den  breiten  Nuten  und  teils  in  einer  Anzahl 
gleichmäßig  in  dem  Hauptpol  verteilter  schmaler  Nuten.  Die  Ver- 
bindungen sind  ebenfalls  aus  Flachkupfer  und  mit  den  Kompen- 
sationsstäben verlötet  und  vernietet.  Sie  werden  durch  Fiberstticke 
distanziert. 

Die  Wendepole  dieser  Maschine  (in  der  Tafel  mit  WP  be- 
zeichnet) sind  mit  dem  Magnetsystem  aus  einem  Stück  gestanzt. 
Zur  besseren  Ausprobierung  der  richtigen  Form  des  Wendepoles 
setzt  die  Firma  gegenwärtig  ein  besonderes  Blechpaket  für  den 
Wendepol  schwalbenschwanzförmig  in  das  Joch  ein.  Der  untere  dem 
Anker  zugekehrte  Teil  des  Wendepoles  besteht  bei  dieser  Ausführung 
aus  Schmiedeeisen  und  wird  an  das  Blechpaket  angeschraubt. 

Das  gußeiserne  Gehäuse  hat  nur  oben  eine  Öffnung,  durch 
welche  die  erwärmte  Luft  entweicht.  Die  Luft  wird  auf  der  dem 
Kommutator  entgegengesetzten  Seite  durch  einen  Kanal  von  unten 
durch  die  Rippen  des  Preßkörpers  und  der  Schutzkappe  angesaugt 
und  durch  die  axialen  und  radialen  Kanäle  des  Anker-  und  des 
Feldeisens  gedrückt.  Gegen  den  Kommutator  hin  ist  das  Gehäuse 
dicht  abgeschlossen. 

Hauptdaten  der  Maschine.    (Siehe  Tabelle  Abschnitt  78  Nr.  V.) 

Anker: 
Durchmesser  2>  =  48  cm     Eisenhöhe  ohne  Zähne  Ä  =  7,8  cm 

Eisenlänge  mit  Luft-  Umfangsgeschwindig- 

schlitzen  ^^  =  52   „  keit  v  =  75  m/sec 

Eisenlänge  ohne  Luft-  Luftraum  einseitig         ^  =  1  cm 

schlitze  Z  =  46  „ 
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Wicklung: 
Parallelwicklung         a  =  1 
Leiterzahl  ^=144 

Leiterabmessungen 

2  (3,5  X 10)  mm 
Nutenzahl  Z==72 

Nutenabmessungen 

11,5X37  mm 
Kommutator: 
Durchmesser  Dj.  =  2ßcm 

Nutzbare  Länge  L^.  =  42  „ 

Lamellenzahl  K  =  12 

Umfangsgeschwindig- 
keit r^  =  40,8  m/sec 
Bürsten: 
Material  Metall-Kohle  (Endruweit) 
Anzahl  der  Stifte  2 
Bürsten  pro  Stift                  5 
Bürstenabmessungen    0,8  X  4  cm 


Anzahl  der  vorgescho- 
benen Bürsten  pro 
Stift  1 

Abmessung        dieser 

Büi-sten  1,1X4  cm 

Magnetfeld: 

Polzahl  2p  =  2 

Pol  bogen  f^^.  =  49,5  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen 50  „ 

Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze 45,2  „ 

MittlererKernquerschnitt  1500  cm* 

Jochquerschnitt  375  cm* 

Nebenschi  Umwicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Windungen  pro  Spule     =    216 

Drahtdurchmesser 

^=3,3/3,8  mm. 


Fig.  299.     Aktiengesellschaft  Brown,  Boveri  &  Co. 
Anker  eines  1500  KW-Turbogenerators. 

Wendepole  und  Kompensationswicklung. 


Polbogen  6,^  =  1 1  cm 

Mittlerer  Kernquer- 
schnitt Q^„,=374cm* 
Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  22 


Leiterabmessungen   5,5  X  35  mm 

Abmessungen    des 
Verbindungs- 
kupfers 2(2,5X40)  mm 


13* 
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Gewichte:  Magnetgehäuse  mit  Verschalungen  1200 kg 

Feldeisen        1005  ,, 

Feldkupfer 405  „ 

Armatureisen 360  „ 

Bronze 240  „ 

Armaturkupfer 140  „ 

Kommutatorkupfer 150  ,, 

Schrumpf  ringe 100  „ 

Welle         320  ,, 

Bürstenbrücke  und  Diverses      .     .  250  ,. 

Totalgewicht  der  Maschine  4170  kg 


Fig.  302.     Siemens-Schuckertwcrke.     Anker  eines  Tarbogoneratora 
für  170  KW,  3000  Umdr.  pro  Min. 

Fig.  299  zeigt  den  Anker  des  1500  KW -Turbogenerators 
(1000  Umdr.  pro  Min.,  600  Volt)  für  das  Rheinisch -Westfälische 
Elektrizitätswerk  in  Essen  a.  d.  Ruhr.  Man  bemerkt  daran  die 
starke  Unterteilung  des  Blechkörpers  zum  Zwecke  der  Lüftung  und 
die  Anordnung  der  Wicklungskappen.  Am  äußeren  Umfange  der 
Wicklungskappen  der  Kommutatorseite  sieht  man  die  Muttern  der 
Schrauben,  welche  die  Kappen  mit  dem  inneren  Preßkörper  verbinden. 

Fig.  300  zeigt  einen  Turbogenerator  (100  PS)  derselben  Firma 
für  Schiffsbeleuchtung.  Der  Bewegungsmechanismus  der  Bürsten- 
brille ist  hier  innerhalb  der  Verschalung  angebracht,  es  sind  davon 
nur  zwei  Handräder  sichtbar. 
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24.  Siemens-Schnckertwerke,  6.  m.  b.  H.  Fig.  301  zeigt  einen 
vierpoligen  Turbomotor  für  200  PS,  4000  Umdr.  pro  Min.  und  220 
Volt.  Durch  die  Anordnung  zweier  Ständer  für  die  Bürstenträger 
sind  alle  Bürsten  gut  zugänglich. 

In  Fig.  302  ist  der  Anker  eines  Turbogenerators  170  KW, 
3000  Umdr.  pro  Min.,  220  Volt  abgebildet. 


Fig.  304.     Allgemeine  Elektricitäts-GeseUschaft.     Turbogenerator,  200  KW, 
2800  Umdr.  pro  Min. 

25.  Feiten  &  Guilleaunie-Lahmeyerwerke.  Fig.  303  zeigt  einen 
Turbogenerator  für  400  KW,  550  Volt  bei  3000  Umdr.  pro  Min.  Die 
Maschine  ist  vierpolig  und  mit  Wendepolen  ausgerüstet.  Sie  ist  in 
einem  ganz  geschlossenen  Gehäuse  eingebaut.  Ein  auf  das  Wellen- 
ende aufgesetzter  Ventilator  besorgt  die  Kühlung  der  Maschine  und 
des  Kommutators.     Die  Zufuhr  der  Luft   in    das  Gehäuse    befindet 
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Fig.  306.     Magnetgestell  des  Generators  in  Fig.  305. 

sich  unten  an  der  hinteren  Verschalung.  Die  Luft  entweicht  aus 
dem  Gehäuse  durch  eine  kleine  kaminartige  Öffnung  auf  der  vor- 
deren Verschalung.  Um  den  unteren  Teil  des  mittleren  Kommutator- 
schrumpfringes befindet  sich  ein  kanalförmiges  Gußstück,  welches 
mit  auf  den  Kommutator  gerichteten  Schlitzen  versehen  ist.  Die 
Kühlluft  wird  von  unten  in  den  kanalförmigen  Körper  eingeleitet. 
Auf  jedem  Stift  ist  je  eine  der  Kupferbürsten  mit  einer  vorge- 
schobenen Kohlenbürste  versehen. 
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26.  Allgemeine  Elektricitäts-Gesellschalt  Fig.  304  stellt  einen 
Turbogenerator  für  200  KW,  2800  Umdr.  pro  Min.  und  230  Volt  dar. 
Die  Maschine  ist  mit  Kompensationswicklung  versehen  und  besitzt 
eine  besondere  Erregermaschine.  Die  Maschine  ist  ganz  offen  gebaut. 

27.  Maschinenfabrik  Oerlikon.  Fig.  305  gibt  uns  das  Bild 
eines  1720  KW-Generators,  355  Dmdr.  pro  Min.,  230  Volt,  7500  Amp. 
Die  Maschine  ist  16  polig  und  mit  zwei  Kommutatoren  ausgerüstet. 
Wir  haben  somit  rund  470  Amp.  pro  Bürstenstift.  Die  Bürstenstifte 
werden  auf  beiden  Seiten  durch  eine  Brille  gefaßt.  Die  eine  Brille 
wird  vom  Lager  aus,  die  andere  vom  Joch  aus  getragen.  Zur 
Kühlung  des  Kommutators  ist  neben  demselben  auf  der  Welle 
ein  Ventilator  angeordnet.  Zur  besseren  Ventilation  der  Magnet- 
spulen sind  im  Joch  Schlitze  angebracht.  Die  Konstruktion  des 
Magnetgestelles  ist  aus  Fig.  306  ersichtlich.  Der  Strom  wird  den 
Wendepol  Wicklungen  mittelst  zweier  Sammelschienen  zugeführt.  Von 
einer  der  Sammelschienen  ausgehend,  durchläuft  der  Strom  die 
Wicklung  eines  Wendepols  und  geht  dann  durch  eine  Verbindung 
auf  der  hinteren  Seite  zur  Wicklung  des  benachbarten  Wendepols. 
Das  Ende  der  Wicklung  dieses  Pols  liegt  vorn  und  ist  an  die 
andere  Schiene  angeschlossen.  Die  Wendepolspulen  liegen  somit 
paarweise  parallel  an  den  Sammelschienen.  Der  Strom  wird  den 
Schienen  unten  zugeführt.  Der  untere  Teil  der  Schienen  führt 
somit  den  Strom  für  sämtliche  Wendepolspulen,  während  der  obere 
Teil  der  Schienen  nur  den  Strom  für  einige  Wendepole  führt.  Es 
sind  deshalb  die  Sammelschienen  unten  aus  mehreren  parallelen  Flach- 
kupferbändem  zusammengesetzt,  während  oben  nur  ein  einziges 
Flachkupferband  vorhanden  ist. 
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40.  Allgemeines  über  die  Vorausberechnung.  —  41.  Grundlagen  der  Voraus- 
berechnung.  —  42.  Wahl  der  Hilfsmittel  für  die  Kommutierung  (Wendepole 
und  Kompensationswicklung).  —  43.  Wahl  der  Ankerkonstruktion.  —  44.  Wahl 
der  Ankerwicklung.  —  45.  Umfangsgeschwindigkeit  und  Tourenzahl.  — 
46.  Wahl  des  Verhältnisses  von  Ankerlänge  zu  Polbogen.  —  47.  Wahl  der 
Polzahl.  —  48.  Ableitung  der  Formeln  zur  Berechnung  der  Hauptabmessungen 
der  Maschine.  —  49.  Größe  der  linearen  Belastung  AS  und  ihr  £influß  auf 
die  Gewichte,  die  Verluste,  den  Wirkungsgrad  und  die  Kommutierung. 

40.  Allgemeines  über  die  Vorausberechnung. 

Die  Vorausberechnung  einer  elektrischen  Maschine  macht  eine 
große  Zahl  von  Überlegungen  notwendig.  Der  Berechnende  steht 
vielen  unbekannten  Größen,  die  er  festlegen  soll,  gegenüber,  und 
die  möglichen  Lösungen  sind  sehr  zahlreich.  Es  bleibt  daher 
nichts  anderes  übrig,  als  unter  der  Annahme  von  gewissen  Größen 
mit  der  Berechnung  der  Reihe  der  Unbekannten  an  einem  Ende 
zu  beginnen  und  unter  beständiger  Kontrolle  und  Vornahme  der 
sich  als  notwendig  ergebenden  Korrekturen  schrittweise  der  end- 
gültigen Lösung  zuzustreben.  Dem  Konstrukteur  wird  dabei  nicht 
nur  die  Aufgabe  gestellt,  eine  gute  Maschine  zu  entwerfen,  sondern 
er  soll  auch  mit  dem  geringsten  Gewicht  des  Materials,  bezw.  den 
geringsten  Kosten  allen  gestellten  Bedingungen  genügen.  —  Es  ist 
in  den  meisten  Fällen  nicht  schwierig,  eine  gut  arbeitende  Ma- 
schine zu  bauen,  wenn  auf  die  Wirtschaftlichkeit  keine  Rücksicht 
genommen  wird.  Erst  das  Bestreben,  eine  möglichst  billige  und 
doch  gute  Maschine  zu  bauen,  führt  den  Konstrukteur  an  die 
Grenzen  der  zulässigen  Beanspruchungen  und  macht  genaue  Be- 
rechnungen und  sorgfältige  Überlegungen  erforderlich. 

Wer  in  der  Berechnung  und  im  Bau  von  Dynamomaschinen 
Erfahrung  besitzt  und  sich  ein  gewisses  Geschick  in  der  Wahl 
und  der  Ermittlung  der  verschiedenen  Größen  angeeignet  hat,  wird 
besser  und  schneller  zum  Ziele  kommen  als  der  Anfänger.  Im 
nachfolgenden  wird   die  Berechnung  ausführlich  erörtert  und  mög- 
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liehst  genau  durchgeführt,  sie  nimmt  dadurch  mehr  Zeit  in  An- 
spruch, als  es  in  vielen  Fällen  notwendig  ist.  Der  erfahrene 
Eechner  wird  jedoch  die  Kürzungen  je  nach  dem  Grade  der  ge- 
wünschten Genauigkeit  leicht  vornehmen  können,  und  dem  ge- 
wissenhaften Anfänger  kann  nur  eine  genaue  Berechnung  die  er- 
wünschte Sicherheit  bringen. 

4L  Grimdlagen  der  Vorausberechniing. 

Um  eine  Maschine  berechnen  zu  können,  ist  es  notwendig  zu 
wissen,  welchen  Bedingungen  die  Maschine  im  Betriebe  genügen 
soll  und  welche  Anforderungen  außerdem  an  sie  gestellt  werden. 
Die  Grundlagen  für  die  Vorausberechnung  bestehen  demnach  in 
den  Angaben  über: 

Umdrehungszahl, 

Spannung, 

Stromstärke, 

Art  der  Erregung, 

Zulässige  Änderung  der  Spannung  oder  der  Stromstärke, 

Geforderte  Regulierung   der  Spannung,    der  Stromstärke  oder 

der  Umdrehungszahl, 
Zeitliche,  durch  den  Betrieb  bedingte  Änderung  der  Belastung, 
Zulässige  Erwärmung, 
Wirkungsgrad, 
Bauart  (offen  oder  geschlossen). 

Seitdem  durch  die  Anwendung  von  Wendepolen  und  der  Kom- 
pensationswicklung es  möglich  ist,  unter  schwierigen  Betriebsver- 
hältnissen eine  gute  Kommutation  zu  erreichen,  ist  die  Anwendung 
der  Gleichstrommaschine  bedeutend  erweitert  und  viel  mannig- 
faltiger geworden.  Wenn  wir  die  Arbeitsweise  der  Maschine  in 
Betracht  ziehen,  können  wir  folgende  Einteilung  vornehmen: 

A.   Generatoren. 

1.  Generatoren  für  konstante  (oder  annähernd  kon- 
stante) Klemmenspannung. 

a)  mit  konstanter  Tourenzahl.  Diese  werden  meistens  für  Licht- 
und  Kraftzwecke  mit  an  das  Netz  parallel  angeschlossenen  Strom- 
verbrauchem  gebraucht. 

Sie  haben  gewöhnlich  Nebenschluß-  oder  Doppelschlußerregung, 
seltener  Fremderregung.  Um  die  Spannung  konstant  zu  halten, 
d.  h.  um  den  Spannungsabfall  in  der  Maschine  auszugleichen,  muß 
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die  Nebenschluß-  und  Fremd eiTegung  mittelst  eines  vorgeschalteten 
Widerstandes  regulierbar  sein. 

b)  mit  konstantem  äußerem  Widerstände  und  veränderlicher 
Tourenzahl.  Diese  werden  meistens  für  Zugbeleuchtung  verwendet. 
Sie  zeigen  allgemein  eine  besondere  Bau-  oder  Wicklungsart  (siehe 
Kap.  23). 

2.  Generatoren  für  konstante  Stromstärke. 

a)  mit  konstanter  Tourenzahl.  Diese  fanden  früher  Anwen- 
dung bei  dem  Serie-Kraftübertragung-System  Thury  (s.  Abschn.  106) 
und  werden  in  neuerer  Zeit  für  elektrische  Schweißung  benützt. 
Die  Feldwicklung  liegt  im  Nebenschluß  oder  im  Hauptschluß.  Um 
den  Strom  konstant  zu  halten,  wird  die  Felderregung  selbsttätig 
geändert  oder  die  Bürstenbrille  verstellt  oder  es  erhält  die  Ma- 
schine eine  besondere  Bau-  oder  Wicklungsart. 

b)  mit  konstanter  Felderregung  und  veränderlicher  Touren- 
zahl. Diese  werden  hauptsächlich  bei  dem  Serie-Kraftübertragung- 
System  Thury  (s.  Abschn.  106)  gebraucht.  Die  Feldwicklung  liegt 
im  Hauptschluß.  Um  den  Strom  konstant  zu  halten  wird  die  Touren- 
zahl so  geändert,  daß  das  Drehmoment  konstant  bleibt. 

3.  Generatoren  für  veränderliche  Spannung  und 
Stromstärke. 

Hierher  gehören 

a)  Nebenschluß-Generatoren   zum  Laden   von   Akkumulatoren; 

b)  Doppelschluß- Generatoren,  deren  Spannung  mit  der  Be- 
lastung steigt  (überkompoundierte  Generatoren); 

c)  Zusatzmaschinen  zum  Laden  von  Akkumulatoren  mit  kon- 
stanter oder  veränderlicher  Umdrehungszahl; 

d)  Anlaß-Generatoren  zum  Anlassen  und  Tourenregeln  größerer 
Motoren ; 

e)  Hauptschluß-Generatoren  mit  konstanter  Umdrehungszahl 
für  Zwei-  und  Dreileiter- Arbeitsübertragungen  (s.  Abschn.  111). 

B.  Motoren. 

1.  Motoren  für  konstante  Klemmenspannung  mit 
Nebenschlußerregung: 

a)  mit  konstantem  Nebenschlußwiderstand  und  annähernd  kon- 
stanter Umdrehungszahl  bei  verschiedenen  Belastungen; 

b)  mit  veränderlichem  Nebenschlußwiderstand  bezw.  mit  unab- 
hängig von  der  Belastung  veränderliclier  Umdrehungszahl. 

2.  Motoren  für  konstante  Klemmenspannung  mit  Haupt- 
schlußerregung. 
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Die  Umdrehungszahl  ändert  sich  mit  der  Belastung  (Straßen* 
bahnmotoren). 

3.  Motoren  für  konstante  Klemmenspannung  mit 
Doppelscbluß-Erregung. 

Die  Umdrehungszahl  ist  veränderlich  mit  der  Belastung,  jedoch 
innerhalb  engerer  Grenzen  als  im  Falle  2. 

4.  Motoren  für  konstante  Stromstärke  mit  Haupt- 
schlußerregung. 

Um  die  Umdrehungszahl  zu  regulieren  bezw.  konstant  zu 
halten,  wird  ein  zur  Hauptschlußwicklung  parallel  liegender  Wider- 
stand verändert  oder  die  Bürsten  werden  in  Abhängigkeit  von 
der  Belastung  verstellt.  Die  Motoren  kommen  bei  den  Kraftüber- 
tragungen System  Thury  (s.  Abschn.  106)  zur  Anwendung. 

ö.  Motoren  für  veränderliche  Spannung  und  Strom- 
stärke: 

a)  mit  Nebenschluß-  oder  Fremderregung. 

Hierher  gehören  die  Motoren,  die  mit  Hilfe  eines  Anlaßgenera- 
tors in  Betrieb  gesetzt  und  reguliert  werden. 

b)  Mit  Hauptschlußerregung. 

Diese  kommen  bei  Zwei-  und  Dreileiter-Arbeitsübertragungen 
zur  Anwendung  (siehe  Abschn.  111). 

Auf  die  Arbeitsweise  der  obengenannten  verschiedenen  Klassen 
von  Maschinen  wird  später  näher  eingegangen.  Wir  denken  uns, 
die  erforderlichen  Angaben  seien  für  die  Vorausberechnung  gegeben. 

Die  Erregung  und  die  Eisenquerschnitte  der  Maschine 
sind  für  den  größten  erforderlichen  Kraftfluß  zu  berechnen,  also 
z.  B.  bei  konstanter  Klemmenspannung  für  die  kleinste  Um- 
drehungszahl. 

Die  Kommutierung  ist  für  die  ungünstigsten  Betriebsver- 
hältnisse zu  prüfen,  also  für  die  größte  Ankerbelastung  und  die 
kleinste  Felderregung,  z.  B.  bei  einem  Nebenschlußmotor  mit  ver- 
änderlicher Umdrehungszahl  für  die  höchste  Umdrehungszahl  und 
die  größte  Stromstärke.  Die  Rechnung  zeigt  dann,  ob  ohne  be- 
sondere Hilfsmittel  noch  eine  gute  Kommutation  zu  erreichen  ist. 

Auf  die  Höhe  und  die  Abhängigkeit  des  Wirkungsgrades 
von  der  Belastung  sind  die  Betriebsverhältnisse  ebenfalls  von  Ein- 
fluß. Maschinen,  die  einen  großen  oder  den  größten  Teil  der  Zeit 
mit  kleiner  Belastung  arbeiten,  sollen  hierbei  einen  möglichst  hohen 
Wirkungsgrad  haben,  während  man  bei  Maschinen,  die  fast  immer 
vollbelastet  laufen,  auf  einen  hohen  Wirkungsgrad  bei  Vollast  be- 
sonders zu  achten  hat. 
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Auf  die  Abmessangen  und  die  Bauart  der  Maschine  hat  femer 
die  Erwärmung  großen  Einfluß.  Bei  geschlossener  Bauart  oder 
bei  sehr  rasch  laufenden  Maschinen  kann  in  vielen  Fällen  die  zu- 
lässige Erwärmung  nur  durch  Anwendung  von  Ventilatoren  und 
eine  gute  Verteilung  der  Kühlluft  in  der  Maschine  oder  durch 
Wasserkühlung  eingehallen  werden. 

42.  Wahl  der  Hilfsmittel  für  die  Kommutierung  (Wendepole 
und  Kompensationsüiicklung). 

Die  Hilfsmittel,  die  uns  zur  Erreichung  einer  guten  Kommu- 
tation  zur  Verfügung  stehen,  sind  in  Bd.  I,  Kapitel  24  und  25  aus- 
führlich erörtert  worden.  Wenn  die  Grenzwerte  von  Ae  und  e^ 
(Seite  291)  überschritten  werden  müssen,  sind  Wendepole  anzuordnen 
und  es  ist,  wenn  erforderlich,  außerdem  eine  Kompensationswick- 
lung anzubringen.  Bei  kleinen  Maschinen  (bis  30  und  50  KW 
Leistung)  sind  im  allgemeinen  etwas  höhere  Werte  von  Ae  und  e^ 
zulässig  als  bei  großen  Maschinen,  so  daß  man  bei  letzteren  eher 
zu  Wendepolen  übergehen  muß  als  bei  kleinen  Maschinen. 

Mit  großen  Zahnsättigungen,  gi'oßem  Luftspalt,  gesättigten  Pol- 
spitzen, geschlitztem  Polkern  usf.  läßt  sich  außerdem  bei  kleinen 
Maschinen  ohne  erhebliche  Erhöhung  der  Kosten  viel  erreichen  und 
sehr  hohe  Werte  von  AS  sind  wegen  Mangel  an  Eaum  und  unzu- 
reichender Lüftung  bei  kleinen  Maschinen  nicht  möglich. 

Bei  großen  Maschinen  erhöhen  die  Wendepole  die  Herstellungs- 
kosten um  7  bis  10^/q,  die  normale  Leistung  der  Maschine  da- 
gegen bis  um  30  und  40^Iq  und  die  kurzzeitige  Überlastungsfähig- 
keit um  noch  mehr;  es  gilt  das  für  Maschinen  typen,  die  ohne 
Wendepole  sparsam  und  sorgfältig  gebaut  sind.  Da  große,  nicht 
zu  langsam  laufende  Maschinen  leicht  mit  einer  guten  Lüftung 
versehen  werden  können,  wird  die  Wendepolmaschine  die  gewöhn- 
liche Maschine  für  große  Leistungen  in  kurzer  Zeit  nahezu  ganz 
verdrängen,  insbesondere  für  Betriebe  mit  kurzzeitigen  starken 
Überlastungen. 

Die  Vorteile,  welche  mit  der  Anwendung  von  Wende- 
polen verbunden  sind,  und  die  Wirkungen,  die  sie  auf  den 
Bau  der  Maschine  ausüben,  ergeben  sich  aus  folgender  Zusammen- 
stellung.*) 

1.  Die  lineare  Belastung  AS  des  Ankers  kann  größer  gewählt 
werden,  und  es  sind  tiefe  und  schmale  Ankernuten  zulässig. 


^)  Siehe  auch  G.Dettmar,  ETZ  1906,  S.  23;  W.  Oeschläger,  ETZ  1906, 
S.  209  u.  783;  M.  D6ri,  ETZ  1906,  S.210;  R.  Pohl,  ETZ  1906,  S.  375. 
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2.  Die  Zahl  der  Windungen  einer  Spule  kann  größer  bezw. 
die  Zahl  der  Kommutator-Lamellen  kleiner  sein,  was  namentlich 
bei  höheren  Spannungen  in  Betracht  kommt.  Der  Kommutator  wird 
infolgedessen  billiger  und  erhält  eine  höhere  Festigkeit. 

3.  Die  Stromstärke  eines  Ankerzweiges  und  die  Stromstärke 
eines  Bürstensatzes  kann  größer  gewählt  werden. 

4.  Man  ist  in  der  Wahl  der  Polzahl  freier.  Es  kann  ohne 
Rücksicht  auf  die  Zunahme  der  Quermagnetisierung  (vergl.  jedoch 
Ziffer  20)  eine  kleinere  Polzahl  bezw.  eine  größere  Polteilung,  als 
auch,  um  eine  leichtere  Maschine  zu  erhalten,  eine  größere  Polzahl 
gewählt  werden. 

ö.  Eine  übermäßig  hohe  Zahnsättigung  und  ein  großer  Luft- 
spalt, die  mit  Rücksicht  auf  eine  gute  Kommutation  bei  gewöhn- 
lichen Maschinen  oft  angewandt  werden,  sind  entbehrlich.  Dadurch 
wird  an  Feldkupfer  gespart  und  die  Erwärmung  der  Feldspulen 
verkleinert.  Die  Polschenkel  können  kürzer  und  der  äußere  Durch- 
messer der  Maschine  kann  ev.  kleiner  werden. 

6.  Man  ist  in  der  Ankerlänge  weniger  beschränkt  und  kann 
Maschinen  verschiedener  Leistung  mit  gleichem  Durchmesser  und 
verschiedener  Ankerlänge    für   große  Leistungsunterschiede   bauen. 

7.  Die  Spannung  zwischen  benachbarten  Lamellen  darf  größer 
sein,  der  Bau  von  Maschinen  für  hochgespannten  Gleichstrom  wird 
dadurch  erleichtert. 

8.  Wegen  der  besseren  Kommutation  bezw.  der  besseren  Strom- 
verteilung unter  den  Bürsten  werden  die  Übergangs  Verluste  am 
Kommutator  kleiner,  die  Stromdichte  der  Bürsten  kann  daher 
größer  gewählt  werden  und  die  Anwendung  von  Metall-Kohlen- 
bürsten (z.  B.  Endruweitbürsten)  oder  Kohlenbürsten  mit  Metall- 
beimischung wird  zulässig.  Der  Kommutator  wird  dadurch  kürzer 
und  billiger  und  die  Reibungsverluste  der  Bürsten  kleiner. 

9.  Die  Bürsten  stehen  in  der  geometrisch  neutralen  Zone. 

10.  Die  zulässige  Überlastungsfähigkeit  ist  eine  bedeutend 
größere,  sie  kann  für  kurze  Zeit  50  7o  ^^s  100%  erreichen,  während 
sie  bei  normalen  gewöhnlichen  Maschinen  bei  funkenfreiem  Gang 
nur  etwa  25%  bis  50%  erreicht. 

11.  Die  größere  kurzzeitige  Überlastungsfähigkeit  kommt  den 
Bahnmotoren  besonders  zugute,  wenn  eine  große  Anfahr- 
beschleunigung gefordert  ist,  oder  große  Steigungen  von  kurzer 
Länge  zu  überwinden  sind,  denn  bei  gegebenem  Motorgewicht  ist 
eine  höhere  Leistung  erreichbar.  Ferner  kann  man  für  Haupt- 
bahnen mit  großen  Entferaungen  Motoren  mit  höheren  Spannungen 
(2000  bis  3000  Volt)  bauen.     Bei   dem  Vorhandensein  von  Wende- 
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polen    darf   die  Feldwicklung  unterteilt  und  zur  Geschwindigkeits- 
regulierung verschieden  geschaltet  werden.^) 

12.  Sowohl  bei  Nebenschluß-  als  Hauptschlußmotoren  ist  eine 
Regulierung  der  Umdrehungszahl  durch  Änderung  der  Felderregung 
innerhalb  weiter  Grenzen  möglich.  Räderübersetzungen  und  Vor- 
gelege können  dadurch  umgangen  werden  (Antrieb  von  Werkzeug- 
maschinen). 

13.  Vorhandene  Maschinenmodelle  erhalten  wegen  der  freieren 
Wahl  der  Polzahl  und  der  Feldstärke  eine  größere  Anpassungs- 
fähigkeit. Soll  z.  B.  ein  Generator,  der  direkt  mit  einer  Dampf- 
maschine gekuppelt  ist,  für  Lichtbetrieb  mit  440  Volt  und  für  Bahn- 
betrieb mit  ööO  Volt  betrieben  und  die  Dampfmaschine  in  beiden 
Fällen  voll  ausgenutzt  werden,  so  muß  man  bei  geschwächtem 
Felde  (440  Volt)  eine  erhöhte  Stromstärke  kommutieren. 

14.  Der  Wirkungsgrad  der  Maschine  wird  durch  die  An- 
wendung von  Wendepolen  nicht  erheblich  beeinflußt.  —  Auf  den 
Hauptpolen  wird  (vergl.  Ziffer  5)  an  Strom wärmeverlust  gespart, 
wogegen  die  Erregung  der  Wendepole  neue  Verluste  bringt.  Die 
Eisenverluste  werden  wenig  verändert  und  die  Verluste  am  Kom- 
mutator sind  kleiner.  Bei  mäßiger  Sättigung  des  Eisens  und  starker 
Belastung  des  Ankers  wird  bei  kleinen  Belastungen  ein  höherer 
Wirkungsgrad  erreicht. 

16.  Bei  genügender  Breite  der  Wendepole  kann  ihre  kom- 
poundierende  Wirkung  durch  leichtes  Verstellen  der  Bürsten  so  ge- 
ändert werden,  daß  bei  Generatoren  eine  Spannungsregulierung  in 
weiten  Grenzen  und  bei  Motoren  eine  Einstellung  der  gewünschten 
Umdrehungszahl  ohne  Feldregulierung  möglich  ist. 

Mit  der  Anwendung  von  Wendepolen  sind  jedoch  auch  Nach- 
teile verbunden,  insbesonders  ist  zu  sagen: 

16.  die  Feldstreuung  wird  durch  die  Anwesenheit  der  Wende- 
pole erhöht; 

17.  die  Lüftung  und  Kühlung  der  Feldspulen  wird  erschwert, 
ebenso  die  Kühlung  des  Ankers; 

18.  parallelgeschaltete  Wendepol-Generatoren  sind  empfindlich 
bezüglich  der  Bürstenstellung,  weil  eine  kleine  Bürstenverstellung 
eine  erhebliche  Änderung  der  kompoundierenden  Wirkung  der 
Wendepole  bezw.  der  Klemmenspannung  zur  Folge  hat; 

19.  bei  Motoren  mit  Wendepolen  tritt  unter  Umständen  (s.  Bd.  I, 
S.  570)  ein  Pendeln  ein.  Das  Pendeln  ist  ebenfalls  von  der  Bürsten- 
stellung abhängig; 

20.  starke    und    plötzliche  Belastungsänderungen    können    ein 

^)  Siehe  ETZ  1906.     S.  1098. 
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Rundfeuer  am  Kommutator  veranlassen  (siehe  Bd.  I,  S.  571). 
Wo  derartige  Belastungsänderungen  vorkommen,  ist  der  magnetische 
Widerstand  für  das  Querfeld  möglichst  groß  zu  machen  (gesättigte 
Polspitzen,  geschlitzte  Polkeme,  größerer  Luftspalt),  und  wenn 
nötig  ist  die  lineare  Belastung  ÄS  kleiner  als  sonst  zulässig  zu 
wählen.  Letzteres  ist  auch  mit  Rücksicht  auf  die  vom  Querfeld 
verursachten  zusätzlichen  Zahnverluste  geboten. 

Die  Kompensationswicklung  mit  oder  ohne  Wende- 
polen nach  Ryan  oder  D6ri  kommt  bei  schwierigen  Verhält- 
nissen für  die  Kommutierung  und  großen  plötzlichen,  sich  periodisch 
wiederholenden  Belastungsänderungen  in  Frage,  wie  in  Bd.  I,  Ab- 
schnitt 142,  S.  571  ausführlich  begründet  ist. 

Aus  der  obigen  Zusammenstellung  der  Vor-  und  Nachteile 
von  Wendepolmaschinen  und  von  vollkommen  kompensierten 
Maschinen  ist  ersichtlich,  daß  infolge  einer  guten  Kommutierung 
nicht  allein  die  Leistungsfähigkeit  der  Maschinen  erhöht  wird, 
sondern  daß  sich  auch  neue  und  schwierige  Aufgaben  lösen  lassen, 
die  der  Gleichstrommaschine  ein  weites  Feld  der  Anwendung  eröffnen. 

Für  diese  Bauart,  die  einen  neuen  Abschnitt  in  der  Entwicklung 
und  Anwendung  der  Gleichstrommaschine  bedeutet,  kommen  ins- 
bcsonders  in  Betracht:  Maschinen  mit  hohen  Umdrehungszahlen 
(Turbogeneratoren,  Antriebsmotoren  füi*  Zentrifugen,  Ventilatoren, 
Kreiselpumpen),  Anlaßgeneratoren,  Zusatzmaschinen,  Motoren  mit 
innerhalb  weiter  Grenzen  veränderlicher  Umdrehungszahl,  Motoren 
und  Generatoren  für  große  und  kurzzeitige  Überlastungen  oder 
großen  und  periodisch  sich  wiederholenden  Belastungsänderungen, 
sowie  Generatoren  für  große  Stromstärken  (Elektrolytmaschinen). 
Aber  auch  für  normale  Maschinen  größerer  Leistung,  die  bisher 
ohne  Wendepole  sich  tadellos  ausführen  ließen,  bringt  der  Wende- 
pol durch  die  Erhöhung  der  Leistungsfähigkeit  große  Vorteile.  Bei 
kleineren  Motoren  für  höhere  Spannungen ,  etwa  von  450  Volt  an 
aufwärts,  welche  hinsichtlich  der  Kommutation  Schwierigkeiten 
bieten,  können  Wendepole  ebenfalls  mit  Vorteil  angewandt  werden. 

Die  sorgfältige  Durchbildung  der  Lüftung,  die  Anwendung 
von  Ventilatoren  oder  Wasserkühlung  gewinnt  jetzt  erhöhte  Be- 
deutung, weil  die  Leistungsgrenze  nicht  durch  die  Funkenbildung, 
sondern  durch  die  Erwärmung  bestimmt  wird. 

43.  Wahl  der  Ankerkonstruktion. 

Die  Scheibenanker  und  die  Flachringanker  sind  als  ver- 
altete Konstruktionen  zu  betrachten,  wir  werden  somit  in  allen 
Fällen  die  Wahl  zwischen  dem  gewöhnlichen  Ringanker  und  dem 

14* 
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Trommelanker    zu    treffen    haben.      Hierbei    kommen    folgende 
Gesichtspunkte  in  Betracht. 

1.  Bei  der  Trommelwicklung  ist  die  größte  Spannung  zwischen  den 
übereinander  oder  nebeneinander  liegenden  Spulenseiten  annÄhemd 
gleich  der  vollen  Klemmenspannung,  bei  der  Gramme'schen  Ring- 
wicklung dagegen  nur  gleich  der  in  einer  einzelnen  Spule  indu- 
zierten EMK.  Femer  kann  bei  einer  Ringwicklung  jede  einzelne 
Spule,  ohne  die  übrigen  zu  beschädigen,  leicht  ersetzt  werden. 
Die  Ringwicklung  eignet  sich  daher  bei  kleinen  Stromstärken  besser 
für  hohe  Spannungen  als  die  Trommelwicklung. 

2.  Die  Ringwicklungen  haben  dagegen  den  Nachteil,  daß  bei 
kleinen  und  namentlich  bei  zweipoligen  Maschinen  der  Armatur- 
querschnitt Dxl  nur  schlecht  ausgenützt  werden  kann,  daß  die 
Selbstinduktion  der  Armaturspulen  und  die  Drahtlänge  derselben 
größer  wird  als  bei  Trommelankern  und  daß  der  ganze  Armatur- 
stem    oder   ein  Teil    von  ihm  aus  Bronze  hergestellt  werden  muß. 

Bei  Trommelankern  mit  Wellenwicklung  wird  der  Wicklungs- 
schritt räumlich  nur  halb  so  groß  als  bei  Ringankern  mit  Wellen- 
wicklung, die  Querverbindungen  werden  kürzer,  und  die  ganze 
Wicklung  ist  daher  bei  der  Trommel  viel  einfacher.  Ferner  ist 
das  Zusammensetzen  der  Wicklung  aus  Formspulen,  ein  Verfahren, 
das  insbesondere  bei  Massenfabrikation  große  Vorteile  bietet,  nur 
bei  Trommelwicklung  möglich.  Überhaupt  ermöglicht  die  Trommel- 
wicklung eine  bessere  mechanische  Konstruktion,  sowie  eine  bessere 
Kühlung  und  Ventilation  des  Ankers.  Man  wird  daher  in  allen 
Fällen,  wo  nicht  besondere  Gründe  dagegen  sprechen, 
die  Trommelwicklung  anwenden. 

44.  Wahl  der  Ankerwicklung. 

Wir  müssen  unterscheiden: 

1.  die  Parallel  Wicklung  (Schleifen  Wicklung) 

2.  die  mehrfache  Parallelwicklung 

(Schieifenwicklung) 

3.  die  Reihenwicklung  (Wellenwicklung) 

4.  die  Reihenparallelwicklung  des  Verfassers 

(Wellenwicklung) 

Der  Ankerzweigstrom  i^  ist  so  zu  wählen,  daß  man  für  den 
Leiter  einen  passenden  Querschnitt  erhält.    Er  soll  im  allgemeinen 
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die  Grenze  200  bis  250  Amp.  nicht  überschreiten,  und  man  bleibt 
bei  Nutenankern  und  Spannungen  über  120  Volt  besser  unter  oder 
in  der  Nähe  von  150  bis  200  Amp. 

Bei  Maschinen  mit  künstlicher  Kommutation  (d.  h.  mit  Wende- 
polen oder  Kompensationswicklung)  und  zwei  Stäben  übereinander 
in  einer  Nut  kann  man  mit  t^  wesentlich  höher  gehen.  Es  sind  Ma- 
schinen auf   diese  Art   mit  i^  bis  zu  etwa  550  Amp.  ausgeführt. 

Was  die  Wahl  zwischen  Schleifen-  und  Wellen  Wicklung  be- 
trifft, so  ist  folgendes  zu  bemerken. 

Bei  der  Schleifenwicklung  liegen  die  Spulen  eines  Anker- 
zweiges innerhalb  einer  doppelten  Polteilung.  Infolge  von  magne- 
tischen Unsymmetrien  des  Feldes  treten  daher  kleine  Potential- 
differenzen zwischen  den  gleichnamigen  Bürsten  und  daher  un- 
gleiche Stromstärken  in  den  einzelnen  Ankerzweigen  auf.  Obwohl 
die  Rückwirkung  dieser  Ströme  die  Unsymmetrien  schwächt,  so 
reicht  doch  im  allgemeinen  diese  Schwächung  nicht  aus,  um  innere 
Ankerströme  zu  vermeiden.  Diese  erwärmen  den  Anker,  vergrößern 
die  Verluste  und  können  die  Bürsten  bis  zur  Funkenbildung  über- 
lasten. In  allen  Fällen  ist  auf  gleiche  Beschaffenheit  und  Form 
der  Pole  und  Polschuhe  und  auf  eine  genau  zentrische  Lagerung 
des  Ankers  großes  Gewicht  zu  legen.  Ein  großer  Luftspalt  und 
große  Zahnsättigung  vermindern  die  magnetischen  Unsymmetrien 
ebenfalls. 

Viel  besser  und  hinsichtlich  des  Kupferverbrauches  sparsamer 
als  ein  großer  Luftspalt  sind  Äquipotential  Verbindungen. 
Fabriken,  die  im  Baue  von  großen  Generatoren  mit  Schleifen- 
wicklung reiche  Erfahrung  besitzen,  führen  die  Schleifenwicklung 
stets  mit  Äquipotentialverbindungen  aus.  Die  Ausgleichströme 
fließen  jetzt  nicht  mehr  durch  die  Bürsten,  sondern  als  Wechsel- 
ströme durch  die  Äquipotential  Verbindungen,  sie  können  aber,  falls 
die  magnetische  Unsymmetrie  erheblich  ist,  so  groß  werden,  daß 
sich  die  Maschine  unzulässig  stark  erwärmt  oder  ihr 
Wirkungsgrad  erheblich  fällt. 

Die  mehrfache  Parallelwicklung  mit  2  mj?  Ankerzweigen 
kommt  nur  bei  Maschinen,  deren  Stromstärke  im  Verhältnis  zur 
Polzahl  sehr  groß  ist,  in  Betracht,  also  bei  kleinen  Klemmen- 
spannungen oder  bei  sehr  gi'oßen  Umfangsgeschwindigkeiten. 

Die  amerikanische  Praxis  gibt  bis  jetzt  der  Schleifen  Wicklung  den 
Vorzug  und  die  Maschinen  erhalten  dadurch  oft  eine  ungewöhnlich 
niedrige  Polzahl  oder  einen  zu  kleinen  Drahtquerschnitt.  Die  Be- 
vorzugung der  Schleifenwicklung  beruht  wohl  darauf,  daß  zum 
Entwurf  einer  Wellenwicklung  eine  größere  Erfahrung  erforder- 
lich ist. 
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Eine  richtig  entworfene  und  mit  Äquipotentialver- 
bindungen versehene  Wellenwicklung  ist  der  Parallel- 
wicklung überlegen. 

Der  Verfasser  hat  Maschinen  mit  Reihenparallelwicklung  zuerst 
in  der  Maschinenfabrik  Oerlikon  im  Jahre  1891  für  vier-  und 
sechspolige  Maschinen  angewandt,  und  seither  sind  insbesondere 
von  den  Firmen  Feiten  &  Guilleaume-Lahmeyerwerke;  All- 
gemeine Elektricitäts-Gesellschaft;  Sachsenwerk,  .Nieder- 
sedlitz;  Vereinigte  Elektricitäts-Gesellschaft,  Wien;  Ateliers 
de  Constructions  Electriques  de  Charleroi;  Comp.  Inter- 
national d'Electricit6,  Lüttich;  A.-G.  Volta,  Reval  und  anderen, 
viele  große  vielpolige  Maschinen  mit  Reihenparallelwicklung  und  Äqui- 
potentialverbindungen mit  vorzüglichem  Erfolge  ausgeführt  worden. 

Zunächst  hat  die  Erfahrung  gezeigt,  daß  eine  Reihenparallel- 
wicklung mit  Äquipotentialverbindungen  versehen  werden  muß. 
Es  sind  zwar  mehrfach  Maschinen  mit  Reihenparallelwicklung  ohne 
diese  Verbindungen  ausgeführt  worden,  die  ganz  gut  arbeiten,  sie 
sind  jedoch  sehr  empfindlich  hinsichtlich  der  Einstellung  der  Bürsten. 

Die  Vorteile  einer  Reihenparallelwicklung  mit  Äqui- 
potentialverbindungen gegenüber  einer  Parallelwicklung  sind  fol- 
gende: 

1.  Es  kann  die  Zahl  der  Ankerzweige  unabhängig  von  der 
Polzahl  als  ein  beliebiges  Vielfaches  von  2  gewählt  und  in  allen 
Fällen  ein  für  die  Ausführung  und  die  Bemessung  der  Maschine 
günstiger  Stabquerschnitt  erhalten  werden. 

2.  Führt  man  die  Äquipotentialverbindungen  allgemein  so  aus, 
daß  man  von  einer  Lamelle  mit  Äquipotentialverbindung  ausgehend 
und  der  Wicklung  folgend  z  Ankerspulen  durchlaufen  muß,  bis 
man  wieder  auf  eine  Lamelle  mit  Äquipotentialverbindung  stößt, 
so  kann  z  gleich  2,  3,  4,  5  usf.  bis  10  und  noch  gi-ößer  sein. 

Bei  einer  Schleifenwicklung  bilden  die  z  Ankerspulen  aufein- 
anderfolgende Schleifen  innerhalb  der  Felder  von  zwei  Polen,  da- 
gegen bei  der  Wellenwicklung  z  aufeinanderfolgende  Wellen,  die 
sich  auf  2z  Magnetfelder  erstrecken.  Bei  der  Schleifenwick- 
lung werden  daher  z  Spulen,  die  sich  im  stärksten  Felde 
befinden,  durch  die  Ausgleichverbindungen  gegen  z  Spu- 
len geschaltet,  die  sich  im  schwächsten  Felde  befinden, 
und  wir  erhalten  einen  großen  Ausgleichstrom  und  einen 
entsprechend  großen  Wattverlust. 

Bei  der  Wellen  Wicklung  bewegen  sich  dagegen  die^f  Spulen 
in  2z  Magnetfeldern  und  wir  erhalten  bei  einem  vollkommenen 
Ausgleich  der  Potentialdifferenzen  von  je  z  gegeneinandergeschalteten 
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Ankerspulen   und   der   günstigen   Wirkung   auf    den   Verlauf    der 
Kommutation  erheblieh  kleinere  Ausgleichströme. 

Macht   man   z=p   oder   ein   ganzes   Vielfaches  von  p,^  z.  B. 
z^=qp,    so    sind    die    2  z  Spulenseiten   auf   alle    Pole    gleichmäßig 

verteilt.    In  diesem  Fall  ist  auf  dem  (-)-ten  Teil  des  Kommutator- 


(j)- 


umfanges  jede  a-te  bezw.  jede  (2a)-te  Lamelle  an  eine  Äquipotential- 
verbindung anzuschließen.  (Siehe  Bd.  I,  Seite  200  unten.)  Infolge 
Ungleichheit  der  Magnetfelder  können  jetzt  innere  Anker- 
. ströme  nicht  entstehen,  während  die  günstige  Wirkung  der 
Äquipotentialverbindungen  auf  die  Kommutation   erhalten   bleibt.^) 

Will  man  jedoch  mit  Rücksicht  auf  die  Ausbalancierung  des 
Ankers  z.  B.  bei  Turbogeneratoren  den  durch  ungleiche  Feldstärken 
hervorgerufenen  einseitigen  magnetischen  Zug  beseitigen,  so  ist 
z<Cp  z\x  machen,  so  daß  die  verschiedenen  Feldstärken  durch 
innere  Ankerströme  ausgeglichen  werden.  Auch  mit  Rücksicht  auf 
die  Kommutation  ist  es  bei  großen  Werten  von  p  und  ungünstigen 
Betriebsverhältnissen  geboten,  z<ip  zw.  machen. 

Die  hier  genannten  Vorzüge  der  Wellenwicklung  treten  umso 
mehr  hervor,  je  kleiner  der  Luftspalt  d  im  Verhältnis  zur  Größe 
des  Polbogens  und  der  Ankerbelastung  AS  gewählt  wird,  weil  die 
Ungleichheit  der  Magnetfelder,  und  zwar  des  Hauptfeldes  und  des 
Querfeldes,  mit  abnehmendem  d  wächst.  —  Wir  können  also  sagen : 

Die  Reihenparallelwicklung  mit  Äquipotentialverbin- 
dungen ist  gegen  Ungleichheiten  des  Magnetfeldes  viel 
weniger  empfindlich  als  die  Schleifenwicklung  mit  oder 
ohne  Äquipotential  Verbindungen.  Die  Reihenparallel - 
Wicklung  kommt  daher  fürWendepolmaschinen,  bei  denen 
ein  kleiner  Luftspalt  bei  großem  Polbogen  und  großer 
Ankerbelastung  ^5  möglich  ist,  besonders  in  Betracht.  — 

Um  eine  vollkommene  Symmetrie  der  Ankerzweige  zu  er- 
reichen, ist  es  günstig,  alle  2p  Bürsten  aufzulegen  und  die  Zahl 
der  Schließungen    der  Wicklung  möglichst  klein  zu  machen.     Um 

^)  Die  Äquipotentialverbindungen  haben  insbesonders  auch  die  Aufgabe, 
die  Pulsationen  des  Ma^eifeldes,  welche  eine  gute  Kommutation  unmöglich 
machen  können,  zu  dämpfen.  Diese  Pulsationen  werden  durch  die  veränder- 
lichen Amperewindungen  der  Kurzschlußzone,  die  periodischen  Änderungen 
des  magnetischen  Widerstandes,  z.  B.  infolge  der  veränderlichen  Stellung  der 
Ankerzähne  zu  den  Polen  und  andere  Ursachen  hervorgerufen.  Der  Ausgleich 
konstanter  magnetischer  ünsymmetrien  ist  von  untergeordneter  Bedeutung. 
Bei  der  Schleifen wicklung  muß  aber  dieser  Ausgleich,  und  zwar  unter  Umstän- 
den mit  großen  Wattverlusten,  in  Kauf  genommen  werden,  während  er  sich 
bei  den  Wellenwicklungen,  unbeschadet  einer  guten  Dämpfung,  ganz  vermei- 
den oder  stark  vermindern  läßt. 
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ferner  sowohl  bei  der  Schleifenwicklung  wie  bei  der  Wellenwick- 
lung mit  Äquipotentialverbindungen  eine  vollkommen  symmetrische 
Wicklung  zu  erhalten,  sollen  folgende  Bedingungen  erfüllt  werden : 

K 

—  gfleich  einer  ganzen  Zahl. 
a 

P 
Bei  Wicklungen  mit  —   gleich   einer   ganzen  Zahl  soll  femer 

die  Bedingung 

Z 

—  gleich  einer  ganzen  Zahl 
a 

immer  erfüllt  werden. 

a 
Bei  Wicklungen  mit   —  gleich   einer  ganzen  Zahl   genügt 

Z 

es,    wenn   —    gleich  einer  ganzen  Zahl  ist. 
P 

p  d 

Nur  Wicklungen  mit  —  oder  —    gleich    einer    ganzen    Zahl, 
a  p 

bei  welchen  diese  Bedingungen  erfüllt  sind,  werden  vollkommen 
symmetrisch.  Bei  den  übrigen  Wicklungen  ist  auf  die  Befriedigung 
der  Bedingung  Z:a  (bezw.  Zip,  wenn  a^p)  gleich  einer  ganzen 
Zahl  weniger  Wert  zu  legen. 

Bei  allen  Wicklungen  sollen,  wenn  möglich,  nur  solche  Ver- 
hältnisse gewählt  werden,  für  welche  es  ohne  besondere  Hilfsmittel 
(Bd.  I,  S.  190)  möglich  ist,  Z:a  gleich  einer  ganzen  Zahl  zu  machen 
(Zahlentafel  Bd.  I,  S.  187). 

Sobald  bei  den  Potentialschritten  ein  Fehler  auftritt,  ist  zu 
prüfen,  ob  dieser  nicht  die  zulässige  Grenze  überschreitet  (Bd.  I, 
S.  192). 

Die  Wicklungen  sind  jetzt  noch  auf  die  größte  Potential- 
differenz  benachbarter  Lamellen  zu  prüfen.  Diese  Potential- 
differenz ist  allgemein  für  jede  Wicklung 


Päk 


=^-a (^) 


Betrachten    wir   zunächst   nur    die    Wicklungen,    bei   welchen 

P 

—  gleich  einer  ganzen  Zahl  ist,  so  wird 

P.=^"-'/- (3) 

.       .r      «      r.         .     .r      ^^  ^S      7cD  ÄS  2a     ^  ^ 
Nun    ist    N=^2wK    und    N= -, = .    Führen 
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wir   den  aus  diesen  Gleichungen    erhaltenen   Wert  von    K  in  die 
Gleichung  (3)  ein,  so  ergibt  sich 

^  wPJ  p  ^wKW   p 
^*       D  ÄS   a        D  ÄS    a ^^ 

Hieraus  geht  hervor,  daß  bei  einer  Maschine,  die  für  eine  be- 
stimmte Leistung  mit  gleichem  ÄS  und  gleicher  Windungszahl  10 
pro  Spule,  jedoch  für  verschiedene  Wicklungen  oder  Spannungen 
entworfen  wird,  P^^  umgekehrt  proportional  a  ist.  Weiter  geht  aus 
der  Formel  hervor,  daß  P^^  unabhängig  von  der  Spannung  der 
Maschine  ist.  Es  ist  bei  Maschinen  mit  hoher  Spannung  nur  die 
Frage,  ob  man  die  Lamellenzahl  unterbringen  kann.  Die  Umfangs- 
geschwindigkeit des  Kommutators  ist 

_  TtDj^n  _    Kßn 
^*""60-100"~60.1ÖÖ' 

Führt  man  den  aus  dieser  Gleichung  erhaltenen  Wert  von  K 
in  die  Formel  (3)  ein,  so  ergibt  sich 

_  nFß    pn 
^^'^""v,.  100  60 ^^^ 

Nehmen  wir  im  Maximum   Pj^  =  3ö  Volt  und    Vj^=2b  m/sec 

und  im  Minimum  /?  =  0,32  cm,  so  wird  für  f^=25;  P=3öOO. 

60 

Da  die  Periodenzahl  25  den  Verhältnissen  normal  gebauter  Ma- 
schinen entspricht,  so  wird  man  bis  zu  einer  Spannung  von  3500  Volt 
noch  mit  normalen  Typen  auskommen.  Werden  höhere  Spannungen 
verlangt,  so  ist  die  Periodenzahl  zu  verkleinern,  indem  man  bei 
gegebener  Tourenzahl  die  Polzahl  verringert. 

Wird  bei  einer  Reihen-  oder  Reihenparallelwicklung  die  Po- 
tentialdifferenz benachbarter  Lamellen  zu  groß  und  will  man  diese 
Wicklung  doch  beibehalten,  so  kann  man  diese  Potentialdiffe- 
renz auf  das  nfache  verkleinern,  indem  man  die  Anzahl 
der  Lamellen  auf  das  wfache  vermehrt. 

P 
Für  die  Wicklungen,  bei  welchen    —  nicht  gleich  einer  ganzen 

^  a  fp\ 
Zahl  ist,   sind  die  Formeln  4  und  5  mit  —  (—      zu  multiplizieren. 

p  \a/+ 

45.  Umfangsgeschwindigkeit  und  Tourenzahl. 

Die  gebräuchlichste  Umfangsgeschwindigkeit  normaler  Ma- 
schinen mit  Riementrieb  beträgt  12  bis  17  m/sec,  wobei  der  kleinere 
Wert   für   kleinere  Maschinen   von    ca.  2  KW  Leistung   gilt.     Für 


Digitized  by 


Google 


218 


Elftes  Kapitel. 


langsam  laufende,  direkt  gekuppelte  Dynamos  fällt  v  bis  8  m/sec  und 
ausnahmsweise  noch  tiefer.  Bei  Gleichstrommaschinen,  die  direkt 
mit  Dampfturbinen  gekuppelt  werden,  gelangt  man  zu  Umfangs- 
geschwindigkeiten bis  80  m/sec.  In  solchen  Fällen  müssen  zum 
Festhalten  der  Ankerdrähte  gegen  die  Zentrifugalkraft  keilver- 
schlossene Nuten  verwendet  und  die  Wicklungstelle  außerhalb  des 
Ankereisens  durch  besonders  starke  Bandagen  oder  Kappen  ge- 
halten werden. 

Für  normale  Maschinen  ist  es  nicht  anzuraten,  mit  der  Um- 
fangsgeschwindigkeit über  30  m/sec  zu  gehen,  da  man  dann  zu 
besonderen    Konstruktionen    greifen   muß,    welche   die    Maschinen 


Thum 


Fig.  307.     Tourenzahlen  normaler  Motoren  bis  280  PS. 

w  esentlich  verteuern.  Da  die  Umfangsgeschwindigkeit  an  die  oben  an- 
gegebenen Grenzen  gebunden  ist  und  der  Ankerdurchmesser  mit  der 
Größe  der  Leistung  zunehmen  muß,  muß  im  allgemeinen  die  Touren- 
zahl mit  der  Leistung  abnehmen.  In  Fällen,  wo  die  Gleichstrom- 
generatoren mit  Turbinen,  Dampfmaschinen,  Dampfturbinen  oder 
Gasmotoren  direkt  gekuppelt  oder  die  Gleichstrommotoren  direkt 
mit  den  Arbeitsmaschinen  zu  verbinden  sind,  ist  die  Tourenzahl 
innerhalb  enger  Grenzen  vorgeschrieben.  Ist  die  Wahl  der  Touren- 
zahl frei  gelassen,  was  bei  Riementrieb  zutrifft,  so  ist  man  wegen 
der  Riemengeschwindigkeit  und  der  Verwendung  der  Dynamos  als 
Motoren  an  gewisse  Grenzen  gebunden. 

Fig.  307  zeigt  die  oberen  und  unteren  Grenzwerte  der  Touren- 
zahlen für  normale  Motoren  verschiedener  Firmen  bis  280  PS.  Die 
meisten  Firmen  führen  jedoch  in  ihren  Listen  neben  diesen  normalen 
Tourenzahlen  noch  eine  Reihe  andere,  sowohl  höhere  als  niedrigere 
Tourenzahlen  auf. 
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46.  WaM  des  Verhältiiisses  yon  Ankerlänge  zu  Polbogen. 

Sind  ÄS,  B^  und  a^  für  eine  Maschine  bestimmter  Leistung 
und  Tourenzahl  gewählt,  so  ist,  wie  später  gezeigt  wird,  das  Pro- 
dukt D^Zj  bekannt.  E$  handelt  sich  somit  weiter  darum,  dieses 
Produkt  in  l^  und  D  zu  zerlegen.  Nimmt  man  bei  gegebener  Pol- 
zahl einen  bestimmten  Wert  für  das  Verhältnis  Ankerlänge  zu  Pol- 
bogen an,  so  sind  hierdurch  D  und  l^  bestimmt.  Es  ist  daher  zu 
prüfen,  welches  Verhältnis  von  Ankerlänge  zu  Polbogen  das  gün- 
stigste ist. 

Die  Leistung  E^J^  kann  man  schreiben 

E  J  =—  —  <&J.10-8=^ü*2^t  ^10-8  = 

=  (2i><P)(^2>^S)^10-« (6) 

Entwerfen  wir  verschiedene  Maschinen  für  eine  bestimmte 
Leistung  und  Tourenzahl  mit  gleicher  Polzahl,  jedoch  mit  ver- 
schiedenen Durchmessern,  so  wird,  da  E^J^  für  diese  Maschinen 
gegeben  ist,  bei  gleichbleibendem  AS  der  Kraftfluß  0  umgekehrt 
proportional  dem  Durchmesser  D.  Die  Querschnitte  des  Ankers, 
der  Magnete  und  des  Joches  sind  bei  gleicher  Induktion  somit 
ebenfalls  umgekehrt  proportional  dem  Durchmesser.  Ändert  man 
die  radiale  Höhe  des  Poles  in  gleichem  Verhältnis  wie  den  Durch- 
messer des  Ankers,  so  bleiben  die  Gewichte  der  Eisenteile  (Mag- 
nete, Anker  und  Joch)  unabhängig  vom  Durchmesser,  da  ja  der 
mittlere  Durchmesser  von  Anker  und  Joch  in  demselben  Verhältnis 
wächst  als  ihr  Querschnitt  abnimmt. 

Wir  müssen  jetzt  noch  den  Einfluß  der  Änderung  des  Durch- 
messers auf  die  Kupfergewichte  untersuchen.  Das  Gewicht  des 
Ankerkupfers  ist  gleich  Z^  ^5^- 8,9 -10"^  kg.  Wir  können  jetzt 
schreiben  ....  t\   aq 

la^Qa= -^ =— h'       •       •       •       W 

Hält  man  AS  und  s^  konstant,  so  ist  das  Kupfergewicht  nur 
abhängig  vom  Produkte  Dl^. 

Schreiben  wir  Z^==?^.-[-1,5t  und  suchen  wir,  indem  wir  D^l^ 
gleich  einer  Konstanten  setzen,  den  Minimalwert  des  Ausdruckes 
(Z^+1,5t)  D  auf,  so  erhalten  wir  als  Bedingung  Z^=2-1,5t,  d.  h. 
die  Wickellänge  im  Eisen  gleich  zweimal  der  freien  Wickellänge. 
Dieses  Verhältnis  wird  bei  normalen  Maschinen  wohl  kalim  erreicht 
und  man  kann  somit  sagen,  daß  das  Gewicht  des  Ankerkupfers 
um  so  kleiner  wird,  je  größer  das  Verhältnis  Ankerlänge 
zu  Polbogen  wird. 
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Wie  wir  später  sehen  werden  (S.  264),  ist  die  Größe  des  Luft- 
spaltes bei  Maschinen  ohne  künstliche  Eommutation  so  zu  wählen, 

^W  -\-  AW 
d*ß — [     ÄC1 — ^^lj2  ist.     Nehmen  wir  für  unseren  Vergleich  für 
0^  Ab       — 

dieses  Verhältnis  einen  bestimmten  Wert  an,  so  ist  AW^-^- AW^ 
bei  gleichbleibendem  AS  proportional  h^,  Da  die  Längen  der 
übrigen  Kreisteile  proportional  D  und  somit  ebenfalls  proportional 
h^  sind,  so  wird  die  totale  Amperewindungszahl  proportional  h^  sein 
und  deshalb  auch  der  totale  Kupferquerschnitt  der  Magnetwick- 
lung. Da  wir  die  Höhe  proportional  dem  Durchmesser  vergrößert 
haben,  erhalten  wir  eine  gleiche  Dicke  der  Erregerspule  bei  ver- 
schiedenen Ankerdurchmessern. 

Die  mittlere  Windungslänge  der  Magnetwicklung  kann  man 
bei  gleichbleibender  Querschnittsform  des  Magneten  etwa  propor- 
tional der  Wurzel  aus  dem  Magnetquerschnitte  und  somit  auch  um- 
gekehrt proportional  der  Wurzel  aus  dem  Ankerdurchmesser  setzen. 
Das  Gewicht  des  Magnetkupfers  ist  somit  etwa  umgekehrt  pro- 
portional der  Wurzel  aus  dem  Durchmesser. 

Fassen  wir  die  Ergebnisse  zusammen,  so  können  wir  sagen, 
daß  das  Gewicht  des  aktiven  Eisens  nur  unwesentlich  vom 
Verhältnis  Ankerlänge  zu  Polbogen  beeinflußt  wird,  wäh- 
rend das  Gewicht  des  aktiven  Kupfers  um  so  kleiner 
wird,  je  größer  dieses  Verhältnis  ist. 

Im  Band  I  S.  523  haben  wir  gesehen,  daß  die  Ankerkonstante 

N 

-   Z^v  AS  10~^  bei  gleichbleibendem  5,  für  Maschinen  bestimmter 

Jx. 

Leistung  und  Tourenzahl  umgekehrt  proportional  D  ist,  d.  h.  daß 
mit  Rücksicht  auf  eine  günstige  Kommutation  ein  kleiner  Wert  des 
Verhältnisses  Ankerlänge  zu  Polbogen  anzustreben  ist.  Bei  An- 
wendung  von  Wendepolen   fällt   jedoch  diese  Einschränkung  fort. 

Außerdem  sind  die  Abkühlungsverhältnisse  bei  einem  langen 
Anker  ungünstiger  als  bei  einem  kürzeren. 

Weiter  ist  noch  zu  bemerken,  daß  wir  bei  der  Ermittlung  des 
Gewichtes  des  Magnetkupfers  angenommen  haben,  daß  die  Quer- 
schnittform der  Magnete  die  gleiche  bleibe.  Bei  den  größeren 
Werten  des  Verhältnisses  Ankerlänge  zu  Polbogen  wird  die  Quer- 
schnittsform der  Magnete  im  allgemeinen  mehr  länglich  werden 
und  die  mittlere  Länge  der  Magnetwicklung  wird  schneller  als  pro- 
portional der  Wurzel  aus  dem  Querschnitt  wachsen. 

Für  die  Magnetkerne  soll  man  mit  Rücksicht  auf  die  Herstellung 
wenn  möglich  die  Kreisform  wählen,  um  so  mehr,  als  in  diesem 
Falle  auch  die  Herstellung  der  Spulenkasten  und  das  Wickeln  der 
Spulen  sich  am  besten  gestaltet. 
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In  der  Praxis  haben  sich  folgende  Verhältnisse  als  die  gün- 
stigsten herausgestellt. 

Bei  Maschinen  mit  Radialpolen,  deren  Tourenzahl  im  Vergleich 

zu   ihrer   Leistung   als   normal   betrachtet   werden   kann,    ist    das 

Verhältnis 

-i=0,8  bis  1,2. 
^• 

Ist  bei  hohen  Tourenzahlen  die  Umfangsgeschwindigkeit  des 
Ankers  schon  so  groß  gewählt,  daß  eine  weitere  Steigerung  der- 
selben nicht  mehr  erwünscht  oder  zulässig  ist,  und  wird  die  ge- 
forderte Leistung  der  Maschine  nur  durch  entsprechende  Ver- 
größerung der  Ankerlänge  erreicht,  so  kann  das  Verhältnis  von 
l^ :  6^.  erheblich  größere  Werte  annehmen.  Ist  umgekehrt  der  Anker- 
durchmesser einer  Maschine  im  Verhältnis  zur  Leistung  groß,  wie 
bei  den  Schwungradmaschinen,  so  kann  l^ :  b^  erheblich  kleiner  sein. 
Die  Ankerlänge  wird  bei  normalen  Maschinen  (v  <;  30  m/sec)  selten 
größer  als  35  bis  45  cm.  Bei  kleinen  zweipoligen  Typen  wird  die 
Trommel  nahezu  quadratisch,  d.  h.  D^Z^,  und  bei  großen  Maschinen, 
mit  Ausnahme  der  Schwungradmaschinen  oder  sehr  langsam  lau- 
fenden Maschinen,  wo  l^  oft  unerwünscht  klein  ausfällt,  liegt  l^  meistens 
zwischen  25  und  35  cm. 

47.  Wahl  der  PolzaW. 

Die  Polzahl  wird  durch  die  Leistung,  die  Umdrehungszahl,  die 
Ankerwicklung  und  das  gewünschte  Verhältnis  von  Pollänge  zu 
Polbogen  am  wesentlichsten  beeinflußt.  Aber  auch  die  Klemmen- 
spannung und  die  Stromstärke  können  auf  die  Wahl  der  Polzahl 
von  Einfluß  sein. 

Bei  der  Untersuchung  des  Einflusses  der  Polzahl  auf  die  Ge- 
wichte der  aktiven  Materialien  wollen  wir  uns  auf  den  Vergleich 
von  Maschinen  mit  gleichem  Durchmesser  beschränken.  Für  jede 
Maschine  ist  dann  nachträglich  zu  untersuchen,  ob  das  Verhältnis 
l^ib^  ein  günstiges  ist. 

Gehen  wir  von  der  Formel  (6)  S.  219 

aus,  so  ist  hieraus  ersichtlich,  daß  bei  gleichbleibendem  AS  und  D 
der  totale  Kraftfluß  2p  0  und  somit  bei  gleicher  Induktion  der 
Gesamtquerschnitt  der  Magnete  von  der  Polzahl  unabhängig  ist. 
Bei  gleichbleibender  radialer  Höhe  der  Magnetkerne  ist  ihr  Gewicht 
von  der  Polzahl  unabhängig. 
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Der  Joch-  und  Ankerquerschnitt  ist  bei  gleichbleibender  In- 
duktion umgekehrt  proportional  der  Polzahl.  Die  Gewichte  des 
Anker-  und  Jocheisens  sind  also  umgekehrt  proportional  der  Pol- 
zahL  Das  gesamte  Eisengewicht  nimmt  somit  mit  zu- 
nehmender Polzahl  ab. 

Der  Hysteresisverlust  im  Ankereisen  ist  von  der  Polzahl  un- 
abhängig, da  die  Periodenzahl  sich  proportional  und  das  Anker- 
volumen sich  umgekehrt  proportional  mit  der  Polzahl  ändert. 

Das  Gewicht  des  Ankerkupfers  nimmt  mit  zunehmen- 
der Polzahl  bei  gleichbleibender  Stromdichte  5^  ab,  da  die  Länge 
einer  Ankerwindung  kleiner  wird. 

Es  bleibt  noch  zu  untersuchen,  wie  sich  der  Aufwand  an  Magnet- 
kupfer mit  der  Polzahl  ändert. 

Wir    dürfen   für   diesen  Vergleich,    wie  im   vorigen  Abschnitt 

äW  -\-  äW 
angegeben,  dem  Verhältnis  — -' — — - — '  einen  bestimmten  Wert  bei- 

0^  Äo 

legen.  Bei  gleichbleibendem  AS  ist  AW^-j^  AW^  somit  proportional  h^. 
Weiter  sind  die  Kraftlinienlängen  im  Joch  und  im  Anker  pro- 
portional h^  und  somit  auch  die  Amperewindungen  pro  Kreis  für 
das  Joch  und  den  Anker.  Dagegen  bleiben  die  Amperewindungen 
für  die  Magnete  die  gleichen.  Da  diese  jedoch  nur  einen  kleineren 
Prozentsatz  der  totalen  Amperewindungen  betragen,  so  können  wir 
die  Amperewindungen  pro  Kreis  annähernd  proportional  h^  oder 
umgekehrt  proportional  der  Polzahl  setzen,  so  daß  die  totale 
Amperewindungszahl  von  der  Polzahl  unabhängig  ist. 

Bei  gleichbleibender  Querschnittsform  des  Magneten  ist  die  mitt- 
lere Windungslänge  der  Magnetwicklung  etwa  proportional  der 
Quadratwurzel  aus  dem  Magnetquerschnitt,  und  da  dieser  Querschnitt 
umgekehrt  proportional  der  Polzahl  ist,  so  kann  man  die  mittlere 
Windungslänge  umgekehrt  proportional  der  Wurzel  aus  der  Polzahl 
setzen.  Das  Gewicht  des  Magnetkupfers  nimmt  somit  mit 
zunehmender  Polzahl  ebenfalls  ab. 

Hieraus  geht  hervor,  daß  sämtliche  aktiven  Gewichte  bei 
Zunahme  der  Polzahl  abnehmen. 

Es  ist  jedoch  zu  bemerken,  daß  sobald  wir  mit  dem  Luftspalt 
an  die  zulässige  Grenze  angelangt  sind,  das  Kupfergewicht  mit 
wachsender  Polzahl  zunehmen  muß. 

Ferner  ist  zu  beachten,  daß  mit  der  Polzahl  gewöhnlich  auch 
die  Kosten  der  Fabrikation  wachsen,  weil  mehr  Teile  und  Flächen 
zu  bearbeiten  sind,  und  daß  die  Wirbelstromverluste  im  Ankereisen 
und  die  Zahnverluste  mit  zunehmender  Polzahl  wachsen.  Aus  dem 
letzten  Grunde  wird  man  die  Sättigung  des  Ankereisens  und  der 
Zähne  bei  der  großen  Polzahl  kleiner  wählen   als   bei  der  kleinen. 
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SO  daß  im  allgemeinen  das  Gewicht  des  Ankereisens  fast  unab- 
hängig von  der  Polzahl  wird. 

Bei  großen  Maschinen  muß  das  Joch  außerdem  mit  Rücksicht 
auf  die  Steifigkeit  und  das  Aussehen  der  Maschine  einen  erheb- 
lichen Querschnitt  besitzen.  Es  hat  daher  bei  solchen  Maschinen 
wenig  Wert,  unter  eine  Polteilung  von  45  bis  55  cm  oder  unter 
einen  Polbogen  von  34  bis  40  cm  zu  gehen.  Bei  etwa  35  cm  Pol- 
bogen und  Anwendung  der  Wellenwicklung  mit  Äquipotentialver- 
bindungen kann  bei  großen  Ankerdurchmessem  auch  ein  Luftspalt  d 
erreicht  werden,  der  aus  mechanischen  Gründen  nicht  wesentlich 
unterschritten  werden  darf. 

Zweipolige  Typen  findet  man  nur  noch  für  sehr  kleine  Leistungen 
und  bei  Turbogeneratoren.  Fast  alle  Firmen  bauen  ihre  kleineren 
Motoren  von  0,5  PS  an  mit  Rücksicht  auf  die  bequemere  Herstellung 
der  Wicklung  aus  Formspulen  vi'erpolig. 

Ändern  wir  bei  dem  Übergang  von  einer  Polzahl  zur  anderen 
auch  den  Ankerdurchmesser  und  die  Ankerlänge,  so  ist  es  schwierig, 
im  voraus  zu  sagen,  welche  Maschine  die  günstigere  sein  wird. 
Man  wird  dann  am  besten  die  Maschine  für  verschiedene  Polzahlen 
durchrechnen,  das  Gewicht  von  Eisen  und  Kupfer,  die  Wattverluste, 
sowie  den  Herstellungspreis  ermitteln  und  schließlich  noch  die  Ma- 
schine auf  Kommutation  kontrollieren. 

48.   Ableitung  der  Formeln  zur  Berechnung  der  Haupt- 
abmessnngen  der  Maschine. 

Als  gegeben  sind  P,  J  und  n  anzusehen.  Bei  Motoren  ist  ge- 
wöhnlich an  Stelle  von  J  die  Leistung  in  PS  gegeben,  es  muß 
dann   durch    eine   vorläufige   Annahme   des  Wirkungsgrades  tj  die 

elektrische  Leistung 

^_0,736vPS 

V 
oder 

^-^ w 

berechnet  werden. 

Die  Grundformel  für  die  Vorausberechnung  läßt  sich  in  folgen- 
der Weise  ableiten: 

^     .        2a  TtD  ÄS 

Ja  =  2ai^  = 

*       60  a 


2p 
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KW==J^E,10-*  =  2}iD  AS  1^  «p.lO-"  = 


=  2«D  AS^*^ 


(10) 


60 

D^lifi         6  10" 


KW       aiASBi 

Diesen  Quotienten  nennen  wir  die  Maschinenkoiistante  ^).  Solange 
B^  und  AS  unverändert  bleiben,  ist  die  rechte  Seite  eine  Konstante,  und 
da  diese  Größen  B^  und  ÄS  ein  Maß  für  die  magnetische  und  elek- 
trische  Beanspruchung,  also  für  die  Ausnützung  darstellen,  ist  die 
Maschinenkonstante  eine  charakteristische  Größe. 

Je  kleiner  die  Konstante  wird,  um  so  kleiner  sind  die  Dimen- 
sionen der  Maschine  im  Verhältnis  zur  Leistung.  Damit  ist  aber 
nicht   gesagt,    daß  bei  gegebener  Leistung  die  Maschine  mit  dem 

kleinsten        J^    die  billigste  sei,  weil  hier  das  Verhältnis  von  Eisen 

zu  Kupfer  von  großem  Einfluß  ist. 

Bei  gegebener  Leistung  und  Tourenzahl  kann  man  nach  Fest- 
legung von  5,  und  ÄS  mit  Hilfe  der  Grundformel  10  die  Haupt- 
abmessungen D  und  l^  ermitteln. 

Das  Verhältnis  a^  =  —  liegt  für  Maschinen  ohne  Wendepole 

bei  zweipoligen  Typen  zwischen  0,6  und  0,7  und  bei  mehrpoligen 
Typen  zwischen  0,65  und  0,75.  Bei  Wendepolmaschinen  wird,  um 
Platz  für  die  Wendepole  zu  erhalten  und  die  Streuung  der  Wende- 
pole zu  verkleinern,  a^  kleiner  gewählt.  Man  findet  hier  meistens 
Werte  von  a^  zwischen  0,5  und  0,7. 

Ein  großes  Verhältnis  «^  hat  den  Vorteil,  daß  ein  großer  Teil 
des  Ankerumfanges  magnetisch  beaufschlagt  und  daher  bei  ge- 
gebenem Bi  ein  großer  Kraftfluß  ^  erhalten  wird,  dagegen  werden 
die  Bedingungen  für  eine  gute  Kommutation  verschlechtert,  da  die 
Leitfähigkeit  l^  mit  zunehmendem  «,.  wächst  (S.  462,  Bd.  I)  und 
das  Feld  um  so  steiler  abfällt  je  größer  a^  ist. 

^)  Der  Verfasser  benützt  diese  Beziehung  zur  Vorausberechnung  von 
Maschinen  schon  seit  vielen  Jahren  (s.  ETZ.  1896,  Seite  177  und  ETZ.  1903, 
Seite  285). 

J.  K.  Sumec  schreibt  in  der  Zeitschrift  für  Elektrotechnik  1898  dieselbe 
Beziehung  wie  folgt  t 

X 

und  drückt  sie  wie  folgt  in  Worten  aus,  da  sie  der  Gleichung  Effekt  =  Ge- 
schwindigkeit X  Kraft  entspricht. 

Mechanisch- elektrischer    Energieumsatz  =  mechanische  X  elektrische  X  mag- 
netische Beanspruchung  X  Gesamtpolfläche. 
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Für  die  Gestalt  der  Feldkurve  in  der  Kommutierungszone  ist 
der  Wert  von  «^  zwar  nicht  direkt  maßgebend,  sondern  die  Größe 
der  Pollücke  (t  —  b^  =  r{l — «^  und  die  Sättigung  der  Polspitzen. 
Man  kann  daher  auch  die  Größe  der  Pollücke  annehmen,  und  es 
darf  a^  um  so  größer  sein,  je  größer  die  Polteilung  t  ist. 

Für  die  Luftinduktion  ^j  geben  die  folgenden  Zahlen  üb- 
liche Werte  (siehe  auch  Tabelle  I  S.  230). 

1.  Gezahnte  Anker  und  kleine  Maschinen  B^=bOOO  bis     7000 

2.  Gezahnte  Anker  und  große  Maschinen  3^=1000  bis  11000 

3.  Glatte  Anker  und  kleine  Maschinen        ^^==3000  bis     5000 

4.  Glatte  Anker  und  große  Maschinen        ^^=5000  bis     8000 

Bei  Maschinen   mit  hoher  Periodenzahl  "^  >  25  bis  30  z.  B. 

60 

Turbogeneratoren  findet  man  erheblich  kleinere  Werte  von  B^. 

49.  Große  der  linearen  Belastung  A8  und  ihr  Einfluß  auf 
die  Gewichte,  die  Verluste,  den  Wirkungsgrad  und  die  Kom- 
mutierung« 

Wir  wollen  annehmen,  daß  von  einer  Maschine  bestimmter 
Leistung  und  Tourenzahl  die  Abmessungen  des  Ankers  und  die 
Polzahl  festgelegt  sind,  und  wollen  untersuchen  wie  sich  die  Ge- 
wichte der  aktiven  Materialien  mit  ÄS  ändern. 

Aus  der  Formel  (6)  Seite  219 

E^J^=i2p0)(nD  ÄS)  ^10-^ 

geht  hervor,  daß  in  diesem  Fall  der  Kraftfluß  ^  umgekehrt  pro- 
portional ÄS  ist.  Nimmt  man  eine  bestimmte  Höhe  für  die  Magnete 
und  einen  bestimmten  Durchmesser  für  das  Joch  an,  so  sind  die 
Gewichte  der  Magnete  und  des  Joches  bei  gleichbleibender  Induktion 
ebenfalls  umgekehrt  proportional  ÄS,  Das  Gewicht  des  Ankerkupfers 
ist  gleich 

Dieses  Gewicht  ist  bei  gleichbleibender  Stromdichte  s^  somit 
proportional  ÄS, 

Das  Gewicht  des  Ankereisens  ist  nahezu  unabhängig  von  der 
Größe  von  ÄS,  weil  die  totalen  Ankerverluste  (Stromwärme-  und 
Eisenverluste),  wie  wir  später  sehen  werden,  bei  Änderung  von  ÄS 
nur  in  engen  Grenzen  schwanken  und  eine  Änderung  der  Ab- 
messungen des  Ankereisens  eine  Änderung  der  Temperaturerhöhung 
hervorrufen  würde. 

Arnold,  GleichBtrommaichioe.   II.  2.  Aufl.  15 
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Es    ist  schließlich   noch  zu  untersuchen,  wie  sich  das  Gewicht 
des  Magnetkupfers  mit  Änderung  von  AS  ändert. 

AW  A-AW 
Nehmen  wir   wieder  das   Verhältnis  — ;-^o     '  ^^s    konstant 

6j.  Ao 

an,  so  wächst  die  Amperewindungszahl  AW^-^-AW^  proportional 
mit  AS.  Es  werden  somit  die  totalen  Araperewindungen  mit  zu- 
nehmendem AS  zunehmen.  Die  mittlere  Windungslänge  der  Magnet- 
wicklung wird  jedoch  mit  Zunahme  von  AS  abnehmen,  da  der 
Polquerschnitt  der  linearen  Belastung  AS  umgekehrt  proportional 
ist.     Das  Gewicht  Gj^^  des  Magnetkupfers  ergibt  sich  aus: 

8,9 


G.     =/  g^M;„.8,9. 10"-^  =iu'-^Z  .8,9.10"*  = 


10»*. 


(12) 


Bei  gleichbleibender  Stromdichte  s^^  ist  das  Gewicht  somit 
proportional  AW^l^,  und  da  die  mit  zunehmendem  AS  notwendige 
Zunahme  von  AW^  prozentual  die  Abnahme  von  l^  überwiegt,  so 
wird  das  Magnetkupfer  mit  zunehmendem  AS  zunehmen. 

Um  den  Einfluß  von  AS  auf  die  aktiven  Materialien  besser 
verfolgen  zu  können,  wurden  für  eine  400  KW- Maschine  mit  165  Tou- 
ren und  260  Volt  Spannung  die  Abmessungen  des  Ankers  ange- 
nommen und  die  Maschine  für  verschiedene  Werte  von  AS  durch- 
gerechnet. Die  Induktion  im  Joch  wurden  gleich  12  500  und  die 
Induktion  in  den  Magneten  gleich  15  700  gehalten  und  der  Luft- 
spalt   so    gewählt,    daß    bei    allen   Werten   von    AS  das   Verhältnis 

AW,-\-AW^ 

— ,  "V^ — -  dasselbe  blieb. 
6j-  Ao 

Die  Änderung  von  AS  wurde  durch  Änderung  der  Nutenzahl 

vorgenommen.    Die  angenommenen  Abmessungen  des  Ankers  sind: 

i)=18öcm,     2).  =  145cm,     /^  =  31  +  5  =  36  cm,     Z.=  34,3cm, 

p  =  a=6,    6^=34  cm,    Nutenabmessungen    11,5X30  mm   mit    je 

AW  4-  A W 

4  Stäben  von  4X11  mm,    das  Verhältnis  -—^--^ ?  =  1,75;    die 

b^  AS 

Magnethöhe  mit  Polschuh 
gleich  31  cm  und  der 
mittlere  Durchmesser  des 
Joches  265  cm. 

Die  unter  Annahme 
verschiedener  AS  gerech- 
neten Gewichte  sind  in 
Fig.  308  aufgetragen. 

m         liü 7^o jfo m wlB^  Kurve  I  Stellt  das  Ge- 

Fig.  308.    Abhängigkeit  der  Gewichte  von  AS.     wicht  des  Anker-  und  Mag- 
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netkupfers  dar,  Kurve  U  das  Gewicht  des  Magnet-,  Joch-  und  Anker- 
eisens und  Kurve  III  die  Summe  dieser  Gewichte.  Wie  ersichtlich, 
nimmt  das  Gesamtgewicht  der  aktiven  Materialien  mit  Zunahme  von 
ÄS  ab.  Da  jedoch  das  Kupfer  etwa  fünf-  bis  achtmal  so  teuer  wie 
das  Eisen  ist,  so  fällt  beim  Preis  das  Kupfer  viel  mehr  ins  Gewicht 
als  das  Eisen,  und  es  wird  der  Preis  der  aktiven  Materialien  für 
ein  bestimmtes  ÄS  ein  Minimum  aufweisen,  das  um  so  niedriger 
liegt,  je  höher  das  Verhältnis  Kupferpreis  zu  Eisenpreis  ist. 

Wir  wollen  jetzt  den  Einfluß  von  ÄS  auf  die  Verluste 
untersuchen  und  wieder  wie  oben  annehmen,  daß  von  einer  Maschine 
bestimmter  Leistung  und  Tourenzahl  die  Ankerabmessungen  und 
die  Polzahl  festgelegt  sind. 

Der  Verlust  im  Ankerkupfer  ist  gleich 

und  es  ist  B^  der  Ankerwiderstand 

_jf?,(i+o,oo4rj 

^  (2a)*  5700. g^    " 

Wir  können  somit  schreiben 

2f/,(l+ 0,004  rj 


'"..=© 


5700  •  g, 
nD  ÄS  5 


?Jl  + 0,004  rj     .     .     (13) 


5700 

Aus  der  Formel  ist  zu  ersehen,  daß  bei  gleichbleibender  Strom- 
dichte der  Stromwärmeverlust  im  Ankerkupfer  proportional  ÄS  ist. 

Bei  zunehmendem  ÄS  nimmt  der  Kraftfluß  $  und  somit  B^ 
und  bei  gleichbleibendem  Querschnitt  des  Ankereisens  B^  ab.  Es 
wird  somit  bei  zunehmendem  ÄS  der  Verlust  im  Ankereisen  nach 
bekannten  Gesetzen  abnehmen.  Wie  sich  die  Zahninduktionen  mit 
Änderung  von  ÄS  ändern,  ist  nicht  gleich  zu  sagen,  da  bei  zu- 
nehmendem ÄS  sowohl  der  Zahnquerschnitt  wie  die  Luftinduktion 
abnimmt.  Im  allgemeinen  wird  für  einen  bestimmten  Wert  von 
ÄS  die  Zahninduktion  ein  Minimum  sein.  Der  Verlust  in  den  Anker- 
zähnen wird  jedoch  mit  abnehmender  Luftinduktion,  d.  h.  bei  Zu- 
nahme von  ÄS  abnehmen.     Die  Erregerverluste  werden,  wenn  wir 

^ff^  -i-AW 

wie  oben  das  Verhältnis }-^ — '  konstant  halten,  mit  zunehmcn- 

0^  Äo 

dem   ÄS   ebenfalls    zunehmen,    da    in    diesem  Falle    die  Ampere- 
windungen wachsen. 

Am  besten  kann  man  die  Änderung  der  Verluste  bei  Änderung 
von   ÄS  an    einem  Beispiel   übersehen.     Es    sind  für  die  oben  er- 

15* 
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Fig.  809.    Abhängigkeit  der  Verluste  Ton  AB, 


Wähnte  400  KW -Maschine 
die  Verluste  für  verschie- 
dene Werte  von  AS  ge- 
rechnet worden.  Bei  der 
Berechnung  ist  der  Hyste- 
resiskoeffizient  a^  =  1,5  und 
der  Wirbelstromkoeffizient 
o^  =  10  angenommen. 

In  Fig.  309  sind  die 
Verluste  in  Abhängigkeit 
von  AS  aufgetragen. 

Kurve /stellt  dieStrom- 
wärmeverluste  im  Anker- 
kupfer, II  die  Eisenverluste, 
ILl  die   gesamten  Verluste 


4/ 

J 

/ 

s. 

/ 

r — 

ffäM 

'S 

^ 

^ 

»* — 

.    1 

tmn 

90 

tf 

<? 

iS 

^ 

2 

to 

Tt 

i9 

H 

^AS 

im  Anker,  TV  die  Erreger- 
verluste und  Y  die  Summe  der  Anker-  und  Erregerverluste  dar. 

Wie  aus  Kurve  HI  ersichtlich,  schwanken  die  gesamten  Anker- 
verluste innerhalb  weiter  Grenzen  von  AS  nur  wenig. 

Fig.  310  zeigt,  wie 
sich  die  maximale  2^hn- 
induktion  mit  AB  ändert. 
Bei  der  Untersuchung 
des  Einflusses  von  AB  auf 
den  Wirkungsgrad  muß 
man  sich  aber  vergegen- 
wärtigen, daß  nicht  nur 
der  Wirkungsgrad  bei 
Vollast,  sondern  auch  der 
Wirkungsgrad  bei  den  an- 
deren Belastungen  von  Wichtigkeit  ist.  Es  besteht  deshalb  nicht 
allein  die  Aufgabe,  einen  möglichst  kleinen  Totalverlust  bei  Vollast 
anzustreben,  sondern  man  muß  auch  darauf  achten,  wie  die  mit 
der  Belastung  veränderlichen  Verluste  sich  zu  den  konstanten  Ver- 
lusten verhalten. 

Es  wurden  für  drei  Werte  von  AS  (142,  214  und  321)  die 
Wirkungsgradkurven  gerechnet,  wobei  die  Bürstenreibungsverluste 
=  2160  Watt  und  die  Bürstenübergangsverluste  bei  Vollast=  2340  Watt 
angenommen  wurden. 

Die  Kurven  sind  in  Fig.  311  aufgetragen. 
Kurve /entspricht  AS  =  142,  Kurve  II  AS=  214  und  Kurve  HT 
^5'=  321. 

Es  zeigt  sich  hier  ein  großer  Unterschied  in  dem  Verlauf  der 


Fig.  310.    Änderung  der  maximalen  Zahn- 
induktion mit  AS, 


Digitized  by 


Google 


Größe  der  linearen  Belastung  AS  und  ihr  Einfloß  auf  die  Grewichte  usw.     229 


9S 

r 

1 

fiO 

S^^"-" 

r/ 

TT 

j  / 

U^ 

/ 

r 

.  / 

"  ( 

7S 

» 

T- 

j 

1 

— 

4 

Kurven  I  und  IIL  Bei  der 
Kurve  lU  (-45=321)  sind  die  »$. 
konstanten  Verluste  klein  und 
die  Stromwärmeverluste  in  der 
Ankerwicklung  groß,  bei  der 
Kurve  I  (AS  =1^2)  liegen  die 
Verhältnisse  umgekehrt.  Bei 
Vollast  ist  der  Wirkungsgrad 
für  ^iS^=142  (Kurve  J)  höher 
als  für  AS  =  321  (Kurve  HI), 
jedoch  liegt  er  für  AS  =  1^2 
bei  allen  Belastungen  unter  */^- 
Last  niedriger.  Arbeitet  die  Ma- 
schine nicht  immer  bei  Vollast, 
sondern  schwankt  die  Belastung 
etwa  von  ^/^-Last  bis  Vollast,  Fig.  311.  Wirkungsgradkurven  bei  ver- 
so    wird    der    Tageswirkungs-  schiedenen  AS. 

grad  (d.  h.  bei  einem  Generator 

das  Verhältnis  der  abgegebenen  Kilowattstunden  zu  der  verbrauch- 
ten mechanischen  Arbeit  in  Kilowattstunden)  bei  der  Maschine  mit 
-45=321  bedeutend  höher  sein.  Kurve  II  für  AS  =214:  liegt  für 
Belastungen  zwischen  ^/g-  und  ^I^-IjBsX  höher  als  die  beiden  an- 
deren Kurven  und  bei  Vi"  Last  nur  wenig  unter  der  Kurve  für 
-45=321.  Wenn  somit  die  Maschine  während  längerer  Zeit  nicht 
unter  7^- Belastung  arbeitet,  so  wird  der  Tageswirkungsgrad  der 
Kurve  II  der  höchste  sein. 

Die  Wahl   von  AS   wird   somit   durch   die  Art   der  Be- 
lastung wesentlich  beeinflußt. 

Was  den  Einfluß   von  AS   auf  die  Kommutation  betrifft, 
sei  folgendes  bemerkt. 

Wie  im  Band  I,  Seite  523  erörtert  wurde,  hat  die  Ankerkonstante 


N 


Iv  A5.10"« 


einen  wesentlichen  Einfluß  auf  die  Größe  der  Kurzschlußspannung 
und  der  effektiven  Keaktanzspannung. 
Es  läßt  sich  weiter  (Bd.  I,  S.  523). 

KW 

Lv  -45  =  Konstante  — _  _ 

schreiben.    Aus  dieser  Formel  geht  hervor,  daß,  wenn  wir  für  eine 

Maschine  von  bestimmter  Leistung   den  Durchmesser  D,    die  Luft- 

N 
Induktion  B^  und  das  Verhältnis  -^  gewählt  haben ,   die  Ankerkon- 
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Leistung 
KW  i   PS 


P 

Volt 


P 


m/sec     cm 


Bzimax    -^S 


&  1-1 


fe;W 


Bn 


B^ 


5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 

25 

26 

27 
28 

29 
30 
31 
82 


2,6 
12 

8 
30 


125 

-  ^240 

—  '280 
5    !  — 

6,4    - 


10,5 

50    j 

72    1 
150    ! 
175 
100 

107,5 
246 
350 
220 

350 
560 
210 
250 

600 
275 
270 
350 

360 
400 
400 
900 


2550 

2600 

750| 

1200i 

430 

500 

0-30 

1160 


160 
450 
240 
220 

220 

600 
0—220 
0—50 


25,2  !  6,3 


34,7 
10 


1300  110 

UOO  150 

1200;  230 

725  220 


2  ;i8,8 

3  13,3 
3,18 

;  8  ]  3,92 

■2  12,1 

14,3 
2  jl8,4 


I 


550 
500 
450 
250 

2251 
375 
500 
300 


120 
220 
230 
240 

500 

110 

260 

0—220 


17,00 
16,3 


200|2X(l30—160) 

160 

260—350 

500 


333 
120 
125 

276 
125 

100 
120', 

120. 
125 
110 


16,1 
3  ^7,3 
3  17,6 

3  9,4 

4  10,4 
4  18,6 

4  27,5 
4jl7,3 

6  16,8 
6  26,2 

5  I  9,45 

6  11,4 


15,5 
15,5 
19 

32 
32 
50 
12 

14 
12,5 
10,9 
22 

20 
31 

28,4 
34,6 

26 

27,5 
|31,5 
134 


I 


I 


3,8 


560  I  5  ;21,7 

62,5  j  8  11,4 

115  |8;i0,2 

2x110  8  14,1    25 


30 
40 
33,1 
40 

40 
32 
31 


500    6  11,2  33 
240    5  12,00  35 


480 


5  11,5  45 


100  500—600  [7, 15,7  39 


3680 
2980 
5370 
5950 

7150 
8230 
9100 
7040 

6000 
4340 
6300 
7300 

7260 
8550 
8340 
5600 

8450 

8000 

10200 

7850 

8400 
7100 
7850 
9000 

8800 
6800 
9200 
8750 

8650 
7500 
9100 
8200 


12  800  96,5  0,122 

13  900  105  0.33 


I 


27  400il31 

22  300  155 

19  800,226 

23  000|255 

23  9001240 

24  800110 


0,119 
0,109 

0,19 
0,288 
0,092 
0,031 


20  400,114  0,0445 

25  800il63  0,159 

18 600^146  '0,108 

20  000,226  0,157 


19  000  245  0,155 

23  500  231  1  0,232 

22  000  248  0,24 

19  500  327  0,213 


21  800  250 
24100  300 
21700185 

17  700,185 

! 

18  400  257 

19  300  253 
21 400:265 
24  600  190 

22  800  256 
17  700278 
21  400  235 

20  600  244 


0,128 
0,30 
0,31 
0,21 

0,25 
0,52 
0,332 
0,34 


85 
86,5 
25 
40 

21,5 
25 
4 
38,5 

43,5 
36,5 
40 
24 

27,5 
25 
22,5 
12,5 

15 
25 
33,3 
20 

20 

33,8 

10 


8  850  10  400 

öSOoi  8  500 

10  OOOj  13  200 

6  400  13  500 


9  900 
10  900 


15  700 
14  400 


12  400  13  100 

13  800i  17  800 

llOOo!  14  800 
7  850'  9  900 


10  800 
10  100 


14  600 
12  600 


11  100  13  900 
18  900  14  500 

9  500  16  600 
11400  15  600 

12  600  12  700 
10  800  14  500 

7  400  16  500 

10  900  15  400 
i 

11  600  10  700 
7  200;  15  800 

[11200  13  200 


12,51  10  100  16  100 


0,435    23      10  800  17  200 
0,196    16,7=    6  500  14100 


20  500  280 

20  800|360 
23  800197 

21  000  288 


0,144 
!  0,167 

0,20 
0,288 
0,195 
0,34 


13,8 
16 


9  000  16  200 
12  300  15  500 


12  ;  10  300  15  600 

10,4  11500  15  600 

9,2J  10  000  15  400 

11,7,  7  500  13  600 
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Tabelle  I. 


GEimh       ia 
kg      1  Amp. 

8a 

G,a 

kg 

kg 

2{Gjd 

kg 

G,„ 
G,n 

GEise.^ 

2{G,) 

2p^ 

iaN 

Firma 

15        7,7:3 

5,5 

13,5 

19 

2,45 

0,8 

170 

Ver.  E..A.,  Wien. 

78       12 

2,1 

17,5 

32 

49,5  1,8 

1,6 

345 

E.-A.-G.  vorm.  Kolben  &  Co. 

88,5    15 

2,82 

16 

50 

66 

3,1 

1,25 

495 

E.-A.-G.  vorm.  Kolben  &  Co. 

160      56 

5,2 

22 

70 

92 

3,2 

1,75 

550 

At.  de  Constr.  El.,  Charleroi. 

795       77 

3,56 

84 

185 

269 

2,2 

2,95 

780 

E.-A.-G.  vorm.  Kolben  &  Co. 

1025     160 

5,55 

75 

330 

405 

4,4 

2,5 

730 

At.  de  Constr.  El.,  Charleroi. 

9900    ,250 

1,25 

1610 

2250 

3860 

1,4 

2,55 

1190 

At.  de  Constr.  El.,  Charleroi. 

38,5    25 

2,78 

9 

26 

35 

2,9 

1,1 

570 

Siemens-Schuckertwerke. 

1 
50  1  29 

2,6 

11 

40 

51 

3,6 

1,00 

550 

Siemens-Schuokertwerke. 

58  j  20 

3,25 

14 

28 

37 

1,65 

1,55 

250 

E.-A.-G.  vorm.  Kolben  &  Co. 

61  '  22,9 

4,05 

10 

23 

33 

2,3 

1,85 

355 

Ver.  E.-Ä.,  Wien. 

400    115 

3,85 

53 

140 

193 

2,65 

2,05 

465 

Ges.  f.  EL  Ind.,  Karlsruhe. 

435  [100 

3,00 

82,5 

215 

297,5 

2,6 

1,45 

440 

Fab.  el.  Masch.  vorm.  A.  Ebert. 

1040  115 

2,76 

132 

880 

512 

2,9 

2,05 

805 

Siemens-Schuckertwerke. 

1090  |128 

3,28 

140 

610 

750 

4,35 

1,8 

710 

Ver.  E.-A.,  Wien. 

935   210 

2,8 

190 

420 

610 

2,2 

1,5 

465 

E.-A.-G.  vorm.  Kolben  &  Co. 

1135  ,110 

2,8 

176 

270 

446 

1,55 

2,55 

615 

Ganz 'sehe  E.-A.-G. 

1430    140 

4 

166 

375 

541 

2,25 

2,65 

510 

Elektr.-Ges.  Alioth. 

2370  '170 

3,15 

165 

500 

665 

3,00 

3,6 

1160 

Ges.  f.  El.  Ind.,  Karlsruhe. 

2090  |125 

3 

190 

500 

690 

2,6 

3,05 

1100 

At.  de  Constr.  El.,  Charleroi. 

1 
3040    170 

2,88 

360 

540 

900 

1,5 

3,4 

655 

At.  de  Constr.  Ei.,  Charleroi. 

3110    146 

2,87 

370 

1240 

1610 

3,35 

1,9 

725 

Maschinenfabrik  Oerlikon. 

3070     80 

2,78 

420 

1280 

1700 

3,05 

1,8 

695 

Comp.  Gen.  El.,  Nancy. 

3610 

41,5 

3,2 

320 

1100 

1420 

3,45 

2,55 

1130 

Maschinenfabrik  Oerlikon. 

3700 

108 

2,7 

440 

1800 

2240 

4,1 

1,65 

915 

Maschinenfabrik  Oerlikon. 

3070 

138 

2,2 

520 

700 

1220 

1,35 

2,5 

610 

E.-A.-G.  vorm.  Kolben  &  Co. 

4000 

150 

2,68 

430 

1080 

1510 

2,5 

2,65 

830 

Ges.  f.  EI.  Ind.,  Karlsruhe. 

3210 

100 

3,1 

450 

920 

1370 

2,05 

2,35 

610 

Sachsenwerk. 

4480 

120 

3,2 

445 

1100 

1545 

2,45 

2,9 

765 

At.  de  Constr.  EL,  Charleroi. 

3330 

168 

2,52 

850 

1030 

1880 

1,21 

1,75 

470 

Comp.  G^n.  EL,  Xaucy. 

8850 

86 

•2,4 

640 

1800 

2440 

2,8 

3,6 

1500 

At.  de  Constr.  EL,  CharleroL 

13250 

129 

3,7 

850 

3540 

4390 

4,15 

3,00 

770 

Elektr.-Ges.  Alioth. 
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stante  festgelegt  ist,  und  unabhängig  von  der  Wahl  von  ÄS 
ist;  denn  wenn  wir  ÄS  ändern,  so  muß  l^  sich  umgekehrt  proportional 
ÄS  ändern,   damit  B^  konstant  bleibt. 

Sind  jedoch  von  einer  Maschine  die  Ankerabmessungen  und 
somit  l^  und  v  gegeben,  so  ist  die  Ankerkonstante  direkt  ÄS  pro- 
portional, und  es  wird  ein  kleines  AS  und  somit  ein  hohes  B^  für 
die  Kommutation  günstiger  sein. 

Bei  Maschinen  mit  künstlicher  Kommutation  ist -45  nur 
mit  Rücksicht  auf  den  Wirkungsgrad,  den  Preis,  die  Zahnsättigung 
und  die  zulässige  Erwärmung  der  Maschine  zu  wählen. 

Bei  Maschinen,  die  nur  für  kurze  Zeit  großen  Belastungen  aus- 
gesetzt sind,  ist  die  künstliche  Kommutation  von  besonderem  Vor- 
teil, da  bei  diesen  ÄS  sehr  hoch  gewählt  werden  kann,  weil  die 
Verluste,  welche  die  Erwärmung  hervorrufen,  nur  während  kürzerer 
Zeit  auftreten.  Man  wird  somit  bei  Anwendung  von  Kompensations- 
wicklung oder  Wendepolen  mit  einer  viel  kleineren  T^'-pe  auskommen 
als  ohne  diese  Hilfsmittel,  da  im  letzteren  Fall  ÄS  mit  Rücksicht  auf 
die  Funkenbildung  begrenzt  ist. 

Für  Maschinen  ohne  künstliche  Kommutation  bewegt 
sich  der  Wert  von  ÄS  für  bestimmte  Maschinentypen  und  gewisse 
Maschinengrößen  nur  innerhalb  kleiner  Grenzen.  Für  kleinere 
Maschinen  schwankt  ÄS  etwa  zwischen  150  und  250,  während  man 
bei  größeren  Maschinen  bei  sorgfältiger  Dimensionierung  mit  ÄS 
bis  etwa  300  gehen  kann. 

In  Tabelle  I  sind  für  eine  Reihe  von  Maschinen  (sämtliche  ohne 

N 
Wendepole)    Angaben   über   ÄS,  B^  und-^Z,.  v  ÄS- 10  *   gemacht. 

XL 

CrEisen  bezeichnet  das  Gewicht  der  Ankerbleche  und  der  Magnetpole ; 
das  Joch  ist  nicht  mit  inbegriffen,  da  dasselbe  bald  aus  Stahlguß 
und  bald  aus  Gußeisen  besteht.  Gj.^  bezeichnet  das  Gewicht  des 
Armaturkupfers,  6r^^  das  Gewicht  des  Magnetkupfers  und  ^(Gj)  die 
Summe  beider  Gewichte. 

Zu  den  Tabellenwerten,  die  ausgeführten  Maschinen  entnommen 
sind ,  ist  jedoch  zu  bemerken ,  daß  dieselben  nicht  durchweg  den 
höchsten  Anforderungen  hinsichtlich  eines  geringen  Kupferaufwandes 
für  die  Magnetwicklung  und  einer  bis  an  die  zulässige  Grenze  ge- 
wählten linearen  Belastung  ÄS  entsprechen. 
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50.  Berechnung  der  Hauptabmessungen  der  Maschine.  —  51.  Berechnung  der 
Eisenlängen  {  und  l^  und  des  Polbogens  b.  —  52.  Berechnung  der  ZahL  der 
Ankerdrfthte  und  der  Zahl  der  Lamellen  des  Kommutators.  —  53.  Berechnung 
des  Querschnittes  Qa  der  Ankerdrähte.  —  54.  Berechnung  der  Nuten.  — 
55.  Berechnung  der  Eisenhohe  h  des  Ankers.  —  56.  Abmessungen  des  Kom- 
mutators und  der  Bürsten. 


50.  Berechnung  der  Hauptabmessungen  der  Maschine. 

Als  Ausgangspunkt   für   die   Berechnung  dient  die  Formel  10 
auf  Seite  224:  ^^^_6aO^ 

KW        a^Bi  AS' 
E  J 
1000 
rechnung  der  Maschine  bekannt,  man  kann  jedoch  hier  bei  der  vor 

PJ 
läufigen   Festlegung   von   D  und  l^  setzen  KW 


Hierin  bedeutet  KW=  -^^ ;    J^  und  E^  sind  erst  nach  Durch- 


1000 

Mit  Hilfe  der  über  a.,  B^  und  AS  gemachten  Angaben  oder 
unter  Benützung  der  Maschinenkonstanten  ausgeführter  Maschinen 
kann  das  Produkt  D^l^  aus  Gl.  10  gefunden  werden. 

In  der  Haupttabelle  Abschnitt  79,  sind  die  Werte  der  Maschinen- 
konstanten berechnet,  und  in  der  Fig.  312  sind  zwei  Kurven 
aufgezeichnet,  welche  die  Abhängigkeit  von  der  Leistung  dar- 
stellen. Die  Kurven  gelten  für  offen  gebaute  Maschinen  ohne 
künstliche  Kommutierung.  Die  obere  Kurve  gilt  für  Leistungen 
bis  60  KW  und  bis  220  Volt;  für  500  Volt  liegt  die  Kurve  etwas 
höher.  Die  untere  Kurvte  entspricht  Maschinen  von  60  bis  1000  KW; 
zwischen   100  und   1000  KW   bewegt  sich   die  Maschinenkonstante 

^    nur  zwischen  45  «10^  und  35 -10*. 

Man  wird  finden,  daß  ausgeführte  Maschinen  Werte  ergeben, 
die  öfter  höher  als  tiefer  liegen,  weil  die  Kurven  gut  ausgenutzten 
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Maschinen  entsprechen.  Die  Höhe  der  Klemmen- 
spannung hat  bei  den  großen  Maschinen  auf  die 
Maschinenkonstante  nur  einen  geringen  Einfluß. 

Wird  ein  Satz  ghäehartigi^r  ^Maehineii  ent- 
worfen, Bo  gibt  die  Aufstellung  dieser  Kurve  die 
Möglichkeit^  die  Gleichmäßigkeit  der  Berechnung 
der  einzelnen  GvöQen  zu  prüfen,  obwohl  es  nicht 
erforderlich  oder  gut  erreichbar  i^t,  daß  alle  Werte 
auf  einer  stetigen  Kurve  liegen. 

Für  ilüi^chinen  mit  mäßiger  Umfangs- 
geschwindigkeit und  künstlicher  Kommu* 
tierung  stinkt  die  Maschinenkoti&tante  bis  auf 
etwa  25   10*, 


Fig.  312.     Werte  von   -  j^*     für  offen   gebaute  Maschinen    oline  künstliche 

Kommutierung. 


Bei  Maschinen  mit  großen  Umfangsgeschwindigkeiten  wird  da- 
gegen wegen  der  schwierigeren  Kommutation  und  Kühlung  auch 
bei  künstlicher  Kommutation  die  Maschinenkonstante  größer  als 
nach  Fig.  312. 

Die  Maschinenkonstante  von  Turbogeneratoren,  System 
D6ri,  hat  annähernd  die  in  Fig.  313  dargestellten  Werte. 

Wir  haben  nunmehr  D^l-  passend  in  D  und  l^  zu  zerlegen. 

Ist  die  maximale  zulässige  Umfangsgeschwindigkeit  des  Ankers 
gegeben,  wie  z.  B.  bei  sehr  rasch  laufenden  großen  Maschinen  oder 
Sehwungraddynamos,  so  findet  man 


IJ. 


6000  r 
71  n 
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und 


h 


Man  bestimmt  nun  die  Polzahl  so,  daß  eine  passende  GröUe 
des  Polbogens  erhalten  wird. 

In  allen  Fällen,  wo  man  mit  t;  an  einen  bestimmten  Wert 
nicht  gebunden  ist,  verfährt  man  besser  wie  folgt:  Man  wählt  einen 
Wert  l^  und  berechnet  folgende  Tabelle: 


Ge- 
wählt 

Berechnet 

h 

D=l/— p-*T^— —  b.^a.T 
i  .   .   .   . 

bi 

nDn 
60 

2j, 

a 

*«      2a 

Hierbei  wird  die  Polzahl  derart  gewählt,  daß  die  Polteilung  x 
einen  passenden  Wert  erhält  (s.  Seite  223). 


$     m    m    m    m   tm  mo   imW 

Fig.  313.     Werte  von     ^t^   für  Turbogeneratoren  System  Deri. 

Es  sollen  nun  für  diesen  Wert  von  t  das  Verhältnis  l^ :  h^  und 
V  ebenfalls  brauchbare  Werte  ergeben. 

Es  wäre  Zufall,  wenn  alle  gewünschten  Bedingungen  bei  der 
ersten  Wahl  von  l^  erfüllt  würden,  man  muß  daher  D  und  l^  so 
lange  ändern,  bis  das  der  Fall  ist. 

Wie  früher  (S.  221)  erörtert,  soll,  wenn  möglich,  das  Ver- 
hältnis -r^,    bei  Maschinen   mit  radial  angeordneten  Außenpolen  = 

0,8  bis  1,2,  bei  dem  Hufeisen-  und  Manchestertyp  =0,7  bis  1,2 
sein,  und  der  Polkern,  der  die  Magnetspulen  trägt,  soll,  wenn  mög- 
lich, einen  kreisförmigen  Querschnitt  haben. 

Ist  man  mit  der  Umfangsgeschwindigkeit  an  der  erlaubten 
Grenze  angelangt,  so  kann  l^  so  groß  werden,  daß  das  obige  Ver- 
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hältnis   nicht   mehr  eingehalten  werden  kann.     Wenn  möglich  soll 
für  Maschinen  ohne  künstliche  Kommutierung  l^  <  40  cm  sein. 
Es  kann  jetzt  noch  geprüft  werden,  ob  die  Ankerkonstante 

XL 

einen  brauchbaren  Wert  erhält. 

Damit  sind  die  Hanptdimensionen  der  Maschine  vorläufig  fest- 
gelegt. Man  kann  sie  noch  schneller  ermitteln,  wenn  man  die  Ab- 
messungen von  bereits  gebauten  guten  Maschinen  oder  von  sorg- 
fältig berechneten  Maschinen  als  Ausgangspunkt  wählt. 

6L  Berechnung  der  Eisenlängen  {  und  2^  und  des  Polbogens  b. 

Wenn  n^  die  Zahl  der  Luftschlitze  und  b^  die  Breite  eines 
solchen  bedeuten,  so  wird 

^1  =  ^  +  ^^ (14) 

Weiter  ist  (Bd.  I,  S.  277)^),  wenn  die  Pollänge  gleich  der  Anker- 
länge ist  und  wenn  wir  den  Kraftfluß  der  beiden  Seitenflächen  des 
Ankers  gleich  dem  Kraftfluß  eines  Luftschlitzes  setzen 


i.  =  - 


!  %i 


fc'i 


(16) 


I 


4- 


^^r 


4- 


i- 


4- 


Es  ist 


Fig.  314. 


1/ *._ 


(16) 


Die   Bedeutung  der  Größen  t  und  z  ist    der  Fig.  314  zu  ent- 
nehmen. 


^)  In  Bd.  I  wurde  irrtümlicherweise  im  Zähler  der  Gl.  65  S.  277  Z^  statt 
Zi  -|~  bs  gesetzt. 
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In  der  Kurve  Fig.  315  ist  ^  in  Abhängigkeit  von 


aufgetragen. 


l^  —  l 


(    ■ 

;    M    '  1  !  !  ■ 

1  !  : 

-5 

1    1    1            1    t 

..    1    1    1    1    • 

,  1  ' 

'  i-' 

I    '    M    ' 

j  -^ 

_'^_;  .  ^ 

\^ 

1 

,      ,     , 

„            .                '      ■         ^ 

1     1 

i>^ 

1 

~1    : 

1 

/ 

1    1 

1 

' '  1 

*|          \/ 

/ 

;    1 

! 

1 

' 

1   '/i  i 

1    : 

.  _L.L  '   _ 

~^ 

i  I  '  '    ' 

!      ./         i 

M  ,  ;  ' 

/    "            ! 

1 

rr 

- 

- 

1/     i    .    .'    I 

1   1   i 

L 

1 

1         23^56789        10 
Fig.  315. 

Mit  Annäherung  kann  man  auch 

«.•='+(^w4)'''^ (^') 

setzen,  und  wenn  die  Pollänge  /    kürzer  als  die  Ankerlänge  \  ist, 


^■=J(V+g 


(18) 


worin  Z/  aus  Gl.  15  oder  17  zu  berechnen  ist. 


Fig.  316. 


Die  Eindrehungen  in  dem  Ankereisen  für  die  Drahtbänder 
lassen  sich  durch  Einführung  eines  mittleren  Luftraumes  in  die 
Rechnung  berücksichtigen. 
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Um  den  Polbogen  b  zu  bestimmen,  muÄ  zuerst  die  Polschuh- 
form (s.  Seite  533  u.  534,  Bd.  I)  gewählt  werden.  Durch  Aufzeichnen 
des  Kraftlinienbildes  und  Berechnung  der  magnetischen  Leitfähig- 
keit nach  der  auf  Seite  275,  Bd.  I  beschriebenen  Weise  kann  man, 
da  b^  bekannt  ist,  b  finden.  Für  wenig  gesättigte  Polspitzen  und 
symmetrische  Polschuhe  wird 

b  =  b.—  2'dk^k^i:^ (19) 

X 

wo  2*  ^  sich  über  eine  Polspitze  erstreckt. 

X 

Ist  der  Polschuh  unsymmetrisch,  so  schreiben  wir 

b  =  b.  —  dk^k^l'^' (20) 

X 

und  erstrecken  2-J^-  über  beide  Polspitzen. 

Für  abgeschrägte  Polspitzen  ist  6,.  kleiner  als  der  über  die 
Spitzen  gemessene  Polbogen  6^,  für  stumpfe  nicht  abgeschrägte 
Polspitzen  wird  6^.>6^,. 

Für  angenäherte  Rechnungen  genügt  es,  b  und  &^,  ausgehend 
von  &^.,  schätzungsweise  anzunehmen. 

62.  Berechnung  der  Zahl  der  Ankerdrähte  und  der  Zahl  der 
Lamellen  des  Kommutators« 

Die  Zahl  der  Ankerdrähte  wird 

^^       nn  AS         2nl>  A8  a  ,^. 

X= -. = jT .     .     .     (21) 

Bei  Nebenschlußmaschinen  ist 

'.-•'^^=Ä <^^) 

worin  das  negative  Vorzeichen  für  Motoren  gültig  ist. 

Die  Erregerstromstärke  im  Nebenschluß  i„  muß  zunächst  ge- 
schätzt werden;  auf  eine  große  Genauigkeit  kommt  es  hierbei 
nicht  an. 

Hierzu  dienen  die  in  Fig.  317  gegebenen  Kurven,  welche  den 
Erregerstrom  in  ^/^  des  Gesamtstromes  abzulesen  gestatten. 

Die  Zahl  der  Lamellen 

2w 


Digitized  by 


Google 


Berechnung  d.  Zahl  d.  Ankerdrähte  u.  d.  Zahl  d.  Lamellen  d.  Kommutators.     239 

Bei  Stabankern  ist   gewöhnlich  die  Windungszahl  einer  Spule 
tr  =  1  und 


Wir  sehen  hieraus,  daß  die  Zahl  der  Ankerstromzweige  2  a  bezw. 
der  Ankerzweigstrom  i^  auf  die  Größen  N  und  K  einen  bestimmten 
Einfluß  ausübt.  Bei  der  Wahl  von  a  muß  daher  geprüft  werden, 
ob  die  entsprechenden  Werte  von  N  und  K  brauchbar  sind.  Hier- 
bei kommen  folgende  Gesichtspunkte  in  Betracht. 

0   10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 


100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000 

Leistung  in  KW 

Fig.  317.     Gesamte  Erregerverluste  in  Proz.  von   der  Leistung  oder  Erreger- 
strom in  Proz.  des  Gesamtstromes. 
Kurve  I  gilt  für  den  oberen  Maßstab. 
Kurve  II  gilt  für  den  unteren  Maßstab. 

a)  Bei  Ankern  mit  Stabwicklung  soll  die  Ankerstromstärke 
/^  wenn  möglich  mindestens  60  bis  80  Ampere  betragen,  damit 
noch  ein  Stab  von  genügendem  Querschnitt  erhalten  wird.  Wird 
i^  kleiner  als  60  Ampere,  so  kann  eine  Drahtwicklung  ausgeführt 
werden,  obwohl  verschiedene  Firmen  auch  noch  Stab  Wicklung  bis 
herunter  auf  30  Ampere  verwenden.  Die  Wahl  eines  möglichst 
großen  Ankerstromes  i^  kann  bei  Parallelwicklungen  mit  2a  =  2^? 
Ankerstromzweigen  die  Wahl  einer  kleinen  Polzahl  mit  großen 
Polbogen  zur  Folge  haben. 

b)  Hinsichtlich  der  Nutenzahl  oder  der  Anordnung  der 
Spulen  Seiten  ist  es  günstig,  um  eine  große  gegenseitige  Dämpfung 
der  kurzgeschlossenen  Spulenseiten  zu  erhalten,  mehrere  Drähte 
(4,  6,  8)  in  einer  Nut  anzubringen.  Damit  jedoch  die  Lagen 
der  Spulen  einer  Nut  während  des  Kurzschlusses  im  magnetischen 
Felde  nicht  allzu  verschieden  werden,  darf  das  Stromvolumen 
einer  Nut  nicht  größer  als  etwa  900  sein.    Es  würde  demnach  bei 
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4  Stäben  pro  Nut  i^  <  225  Ampere 

6  Stäben  pro  Nut  i^^  150  Ampere 

8  Stäben  pro  Nut  i„<  115  Ampere. 

Bei  schwierigen  Bedingungen  für  die  Kommutierung  werden 
jedoch  bei  größeren  Stromstärken  i^  am  besten  nur  zwei  Spulen- 
seiten in  eine  Nut  gelegt. 

c)  Femer  darf  die  Zahl  der  Nuten  zwischen  den  Polspitzen 
eine  gewisse  Grenze  nicht  unterschreiten,  damit  die  Variation  der 
kommutierenden  EMK  nicht  zu  groß  ausfällt.     Es  soll  ungefähr 

(l-«^^>3bis4 (23) 

sein,  wo  Z  die  Nutenzahl  bedeutet. 

d)  Die  Drahtzahl  N  bezw.  die  Lamellenzahl  K  muß  so  groß 
sein,    daß  die  maximale  Potentialdifferenz  benachbarter  Lamellen 

l>^fc  =  i^^(^)    <  25  bl8  höchstens  85  Volt 

ist.     Wenn  möglich  soll  man  mit  P^^  nicht  über  20  Volt  gehen. 

e)  Mit  Rücksicht  auf  die  Kommutation  darf  mit  i^  nicht 
über  eine  gewisse  Grenze  hinausgegangen  werden,  denn  die  Dämpfung 
durch  gegenseitige  Induktion  ist  bei  gegebener  Bürstenbreite  um 
so  größer,  je  mehr  Lamellen  bedeckt  werden  oder  je  kleiner  das 
in  den  Kurzschluß  ein-  und  austretende  Stroravolumen  im  Verhältnis 
zum  gesamten  Stromvolumen  Uj^i^  aller  kurzgeschlossenen  Spulen 
ist.  Es  soll  also  bei  gegebenem  Werte  von  «^i^  die  Zahl  der 
kurzgeschlossenen  Spulenseiten  w^  möglichst  groß  sein. 

Bei  Maschinen  mit  künstlicher  Kommutation  kommt  diese  Rück- 
sicht weniger  in  Betracht. 

f)  Andererseits  stellen  sich  die  Herstellungskosten  einer 
Maschine  mit  großen  Werten  von  i^  und  kleiner  Lamellenzahl  K 
billiger;  man  wird  daher  i^  so  groß  bezw.  K  so  klein  wählen,  als 
es  die  Bedingungen  für  eine  gute  Kommutation  gestatten. 

g)  Für  Anker   mit  Drahtwicklung   gibt  die  empirische  Formel 

Ä>0,04  Ms  0,037  JVV^      ....    (24) 

brauchbare   Werte   für  K.     Bei  Trommelankern    mit  Stabwicklung 

N 
ist  K=  —y  und  aus  obiger  Bedingung  würde  folgen, 

i„<150  bis  180  Ampere. 

Bei  günstigen  Kommutierungsverhältnissen  und  zwei  Spulen- 
seiten pro  Nut  kann  i^  bis  250  Amp.  genommen  werden,  bei  künst- 
licher Kommutation  bis  500  und  höher. 
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h)  Die  aus  der  Formel 

^^      TiD  AS 

N= : 

berechnete  Drahtzahl  bezw.  die  Lamellenzahl  K  muß  auf  einen 
solchen  Wert  nach  oben  oder  unten  abgerundet  werden,  daß  die 
entsprechende  Schaltungsformel  erfüllt  ist. 

Damit  zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  Spulen  immer  nur 
ein  Zahn  liegt,  soll  (Bd.  I,  S.  101) 

yi  =  ^nyn+^  —  f 

oder  gleich  der  nächstliegenden  ungeraden  Zahl  gemacht  werden. 
Wenn  die  Spulen  einer  Nut  gemeinsam  isoliert  werden  sollen, 
wie  es  vielfach  üblich  ist,  so  ist  diese  Bedingung  nicht  erfüllbar. 
In  diesem  Falle  müssen  die  Seiten  der  Spulen,  die  in  einer  Nut 
beisammen  sind,  auch  in  der  andern  Nut  beisammen  bleiben,  was 
nur  zutrifft,  wenn  (Bd.  I,  S.  100) 

ist.  Es  gibt  jetzt  aufeinanderfolgende  Spulen,  zwischen  welchen 
zwei  Zähne  liegen. 

i)  Werden  Äquipotentialverbindungen  angebracht,  so  ist 
man  durch  die  Symmetriebedingungen  an  bestimmte  Nutenzahlen 
gebunden.  Die  Symmetriebedingungen  für  Nutenanker  wurden  im 
Abschnitt  44  eingehend  erörtert. 

53.  Berechnung  des  Querschnittes  qa  der  Ankerdrähte. 

Es  ist  i'  p 

Die  Stromdichte  5^  variiert  zwischen  weiten  Grenzen.  Es  ist 
für  sie  die  zulässige  Erwärmung  des  Ankers  und  der  Wirkungsgrad 
der  Maschine  maßgebend.  Man  kann  jedoch  die  Stromdichte  auf 
Grund  der  Erfahrung  wählen  und  nachträglich  die  Erwärmung  und 
den  Wirkungsgrad  prüfen. 

In  der  Tabelle  I  S.  231  findet  man  für  ausgeführte  Ma- 
schinen die  Stromdichte  eingetragen.  Bei  größeren  Maschinen,  etwa 
über  100  KW,  mit  Stabankern  und  guter  Ventilation,  darf  man  mit 
der  Stromdichte  bis  ungefähr  4  Amp/mm^  gehen.  Bei  kleineren  gut 
ventilierten  Maschinen  mit  Blcchpolen  kann  man  die  Stromdichle 
bedeutend  höher  nehmen,  so  findet  man  Ausführungen  mit  5,0  bis 
6,0  Amp/mm^  bis  etwa  30  KW  und  4,0—5,0  Amp/mm*  bis  etwa 
100  KW. 

Arnold,  Gluichstrommascbiue.   II.   2.  Aufi.  16 
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Die  Abhängigkeit  der  Stromdichte  von  der  Erwär- 
mung läßt  sich  ausdrücken,  indem  wir  pro  1  Watt  Stromwärmever- 
lust eine  bestimmte  Abkühlungsfläche  a^^  fordern.  Der  Stromwärme- 
verlust  pro  cm*  Ankeroberfläche  ergibt  sich  für  ÄS  Ampere,  den 
Querschnitt  q  mm'  pro  cm  Ankerumfang  und  den  spez.  Widerstand 

des  warmen  Kupfers  —  zu 

.  c^  0,01 

oder  da 

AS 

Die  Abkühlungsfläche  pro  1  Watt  Verlust  auf  Stillstand  reduziert 
wird  somit 

_  4800(1  +  0.1-«)  ,„„. 

«»»- ^Is ^^^) 

4800(1 +  0,lt') 

*""    ^;:;r^s      ^  ' 

In  der  nachfolgenden  Tabelle  sind  für  eine  Zahl  von  aus- 
geführten Maschinen  die  Werte  a^^  berechnet. 

Mit  Rücksicht  auf  den  Wirkungsgrad  der  Maschine 
kann  auch  von  vornherein  ein  bestimmter  Wattverbrauch  W^^  im 
Ankerkupfer  angenommen  und  daraus  s^  berechnet  werden. 

Man  findet  dann  (s.  Gl.  13,  S.  227) 

4800  TF^g 

^^—nU~ ^  ^^ 

worin  l^  die  halbe  Länge  einer  Ankerwindung  in  cm  bezeichnet. 
Annähernd  ist  für  Trommel  Wicklung 

;,^?,  +  1,4t  +  5 (29) 

Das  Kupfergewicht  des  Ankers  ergibt  sich  aus  Gl.  28 

C_W?_f»_.k, (,„, 

Der  Ohm'sche  Widerstand  der  Ankerwicklung  ist  (siehe 
Seite  665,  Bd.  I) 

N     Z,  (1+ 0,004  rj  ,,.. 
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Tabelle  für  a 


afc" 


_  4800  (1+ 0,1 't^) 


s.  ÄS 


Lfd. 

Leistung 

fl  1. 

1 

Lfd. 

Leistung 

Ä  i 

Nr.') 

KW  1  PS 

**ofc 

1   Nr.») 

KW 

PS 

^ak 

1 



2,6 

58.5   1 

!    17 

107,5 

, 

14,7 

2 



12 

97'    ' 

18 

246 



11,4 

3 



8 

26    , 

19 

350 



31 

4 



30 

17,1   ' 

20 

220 



23,6 

5 



125 

13,9 

21 

350 



17,4 

6 



240 

9,5 

1   22 

560 



24 

7 



280 

22,2 

23 

210 



12,7 

8 

6 

— 

34,6 

24 

250 



16,8 

9 

6,4 

— 

39 

25 

600 



22 

10 

6 

— 

21,2 

!   26 

276 



17,1 

11 

10,5  ''     — 

21,9 

27 

270 



15,4 

12 

60    — 

14,5 

28 

360 



15,3 

13 

72     — 

17 

29 

360 



11,3 

14 

150    — 

20,6 

30 

400 



11,6 

16 

175    — 

16,3 

i   31 

400 



21,8 

16 

100 

10,2 

32 

900 

11,6 

oder  für  eine  Temperaturerhöhung  r„  von  46*  über  ca.  15" C 


B-  = 


(2  a)»    4800 -«^ 


(32) 


Der  Spann  ungsabf  all  im  Anker,  bedingt  durch  den  Ohra'schen 
Widerstand,  wird  gleich 

JR  =2a?^i2^  =  -^.jf^^     ....     (33) 
«    «  "    "        2a     4800  ^  ^ 

und  ist  somit  der  Stromdichte  proportional. 


64.  Berechnung  der  Nuten. 

Die  Abmessungen  der  Nuten  müssen  verschiedenen  Bedingungen 
genügen.  lürstens  muß  der  berechnete  Querschnitt  der  Ankerdrähte 
mit  einer  für  die  betreffende  Spannung  ausreichenden  Isolation  in 
den  Nuten  Platz  finden,  ohne  daß  die  Zahnsättigung  die  zulässige 
Grenze  überschreitet. 

Zweitens  soll  die  magnetische  Leitfähigkeit  der  Nut  X^  möglichst 
klein  sein. 


^)  Die  laufenden  Nummern  stimmen  mit  denen  der  Tabelle  Abschn.  79, 
überein. 


16* 


Digitized  by 


Google 


244  Zwölftes  Kapitel. 

Die  Zahl   der  Spulenseiten  s   bezw.    die    Stabzahl  N  sowie  die 
Zahl  u^  der  Seiten  pro  Nut  sind  bekannt. 
Die  Nutenzahl  wird 

und  die  Nutenteilung 

_  ^^ 

Um  nun  die  Dimensionen  der  Nut  (Fig.  318) 
zu  bestimmen,  gehen  wir  am  besten  von  dem 
erforderlichen  Querschnitt  der  Zähne  am  Fuße  aus. 

Es  ist  die  maximale  ideelle  Zahninduktion 
im  Zahnfuß  (Bd.  I,  S.  281): 

t  0 


ist,  so  kann  man  auch  schreiben 


Hieraus  folgt 


Aus  der  Tabelle  I  Seite  230  ist  ersichtlich,  welche  Werte  B^.^„^ 
annimmt.     Bei  normalen  Generatoren  ist  meistens 

^.imo.<  23000 

und  etwa=  19000  bis  22000. 

Wird  die  maximale  Zahninduktion  größer  als  diese  Werte  ge- 
gewählt und  ist  die  Blechsorte  nicht  von  guter  Qualität,  was  leicht 
vorkommen  kann,  so  steigt  die  Amperewindungszahl  ÄW^  und  da- 
her der  Kupferverbrauch  der  Magnetwicklung  derart  rasch  an,  daß 
eine  andere  Dimensionierung  der  Nuten  bezw.  größere  Eisendimensionen 
des  Ankers  vorzuziehen  sind.  Außerdem  vergrößert  eine  hohe  Zahn- 
induktion die  Wirbelströme  in  massiven  Ankerstäben  ganz  erheblich. 

Bei  großen  Periodenzahlen  kann  auch  die  Verkleinerung  des 
Hysteresisverlustes  der  Zähne  eine  Verminderung  der  Zahninduktion 
bedingen,  weil  sonst  der  gewünschte  Wirkungsgrad  nicht  erreicht 
oder  weil  die  Erwärmung  der  Maschine  zu  groß  wird. 

Wenn  es  sich  jedoch  darum  handelt,  der  Maschine  möglichst 
kleine  Abmessungen  zu  geben,  wie  z.  B.  bei  Bahnmotoren,  so  wird 
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mit  B^f^aaj  unter  Verwendung  bester  Blechsorten  erheblich  höher 
und  zwar  bis  ca.  28000  gegangen. 

Wenn  z^  berechnet  ist,  so  ist  dadurch  auch  die  Nutenbreite 
ungefähr  festgelegt.  In  der  Wahl  der  •Nutenhöhe  sind  wir  jedoch 
noch  frei.  Mit  Rücksicht  darauf,  daß  der  Streukraftfluß  durch  die 
Nut  nicht  zu  groß  wird,  wählt  man  bei  gewöhnlichen  Maschinen 
das  Verhältnis  Nutenhöhe  zu  Nutenbreite  selten  über  4.  Ist  es  unter 
dieser  Bedingung  nicht  möglich,  das  Kupfer  unterzubringen,  so  kann 
man  versuchen,  ob  man  bei  Anordnung  mehrerer  Spulenseiten  pro 
Nut  günstigere  Verhältnisse  bekommt.  Ist  auch  in  dieser  Weise 
eine  passende  Lösung  nicht  möglich,  so  sind  entweder  B^^^^g^,  oder 
ASy  oder  s^,  oder  B^  und  infolgedessen  event.  auch  die  Haupt- 
dimensionen D  und  l^  oder  mehrere  dieser  Größen  zugleich  zu  ändern. 

Bei  Maschinen  mit  künstlicher  Kommutation  hat  man 
die  Bedingung,  daß  das  Verhältnis  Nutenhöhe  zu  Nutenbreite  kleiner 
als  4  zu  wählen  ist,  nicht  zu  berücksichtigen.  Es  wird  dadurch 
möglich,  ein  großes  ÄS  auf  dem  Anker  unterzubringen,  ohne  daß 
die  Zahninduktion  zu  hoch  wird. 

65.  Berechnung  der  Eisenhöhe  h  des  Ankers. 

Bezeichnet  B^  die  Ankerinduktion,  so  wird  die  Eisenhöhe  ohne 
Zahnhöhe  ^ 

und  die  totale  Eisenhöhe  =  ä -j- Zahnhöhe.  Die  Werte  von  Ä,  sind 
in  Abschnitt  10,  S.  38  angegeben. 

Bei  der  Wahl  von  B^  ist  die  Größe  des  entstehenden  Eisen- 
verlustes   durch    Hysteresis    und   Wirbelströme  zu  berücksichtigen. 

pn  , 

Bei  gegebener  Periodenzahl  c  =  -^  ^nd  konstantem  Kraftflusse  0 

ist  der  Hysteresisverlust  annähernd  umgekehrt  proportional  der 
0,6  ten  Potenz  des  Eisenvolumens  oder  der  VA. 

In  der  Tabelle  I  S.  230  sind  für  verschiedene  Maschinengrößen 
und  Periodenzahlen  übliche  Werte  von  B^  angegeben.  Demnach 
ist  ungefähr  für 


2>n 
60 

Ba 

5  bis 

20 

16000  bis  12000 

20     „ 

30 

13000     „    10000 

30    ^ 

60 

11000     „      8000 

60    „ 

100 

9000     „      5000 
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Bei  kompensierten  Maschinen  für  Tourenregulierung 
durch  Änderung  des  Hauptfeldes  treten  die  größten  Eisenverluste  bei 
der  kleinsten  Tourenzahl  auf.  Es  ist  die  Tourenzahl  oder  die  Perioden- 
zahl c  umgekehrt  proportional  dem  Felde  ^^  so  daß  das  Produkt 
cB^  =  konstant  ist.  Die  Wirbelstromverluste  sind  somit  für  alle 
Tourenzahlen  die  gleichen.  Die  Hysteresisverluste  sind  proportional 
dem  Produkte  cB^*^  =  {cBJ^'^\<P>^  und  nehmen  somit  mit  zu- 
nehmender Tourenzahl  ab.  Die  gleiche  Überlegung  gilt  für  die 
Zahnverluste. 

Bei  Maschinen,  deren  Ankeramperewindungen  nicht 
kompensiert  sind,  treten  die  größten  Eisen  Verluste  nicht  immer 
bei  der  kleinsten  Tourenzahl  auf,  weil  man  hier  die  Vergrößerung 
der  Induktionen  durch  das  Ankerfeld  nicht  vernachlässigen  darf. 
Um  einen  Anhalt  über  die  Größe  des  von  den  Ankeramperewindungen 
hervorgerufenen  Kraftflusses  zu  erhalten,  können  wir  annehmen, 
daß  die  Feldkurve  des  Ankerfeldes  unter  den  Polen  geradlinig  ver- 
läuft. Diese  Annahme  ist  um  so  mehr  zulässig,  als  im  allgemeinen 
der  Einfluß  des  Ankerfeldes  am  stärksten  auftritt,  wenn  das  Haupt- 
feld und  somit  die  Zahnsättigungen  klein  sind. 

Die  maximale  Induktion  des  Ankerfeldes  ist 


ÄA  = 


h,  ÄS 


und  da 


B^ 


können  wir  auch  schreiben 

Der   von    den    Ankerampere- 
windungen erzeugte  Kraftfluß  pro 
Fig.  819.  Polpaar  ist  unter  Berücksichtigung 

des  Kraftflusses  in  der  neutralen 
Zone  etwa  gleich  2,6  mal  der  in  Fig.  319  schraffierten  Fläche  und 
ergibt  sich  somit  zu: 


l,dh.  AS  ^^^       l.dhi  AS  ^ 


2'AW^ 


2^AW, 


(35) 


Dieser  Kraftfluß  bedingt  in  dem  Ankerquerschnitt  CD  (Fig.  320) 
eine  Induktion  , 


Digitized  by 


Google 


Abmessniigen  des  Kommutators  und  der  BUrsten. 


247 


Bei  Belastung  erhalten  wir  die  Verteilung 
der  Induktion  im  Anker,  indem  wir  über  das 
Ankerfeld  das  Hauptfeld  lagern.  Es  ist  jedoch 
unmöglich,  eine  einfache  Formel  für  die  maximale 
Ankerinduktion  bei  Belastung  zu  finden.  Wir 
wollen  uns  somit  damit  begnügen,  die  Verluste 
mit  B^  zu  rechnen,  jedoch  nur  so  lange,  als 
BaA<^B^  ist.  Ist  BaA^B^,  80  siud  die  Kern- 
verluste mit  BaA  zu  rechnen.  Der  Fall  BaA  ]>  B^ 
tritt  ein,  sobald  l,3b.ÄS^2ÄWj  wird. 

Auch  den  Einfluß  des  Ankerfeldes  auf  die 
Hysteresis-  und  Wirbelstromverluste  der  Anker- 
zähne berücksichtigen  wir  erst  dann  durch  eine 
besondere  Rechnung,  wenn  BaA^ B^  ist. 


Fig.  320. 


56.  Abmessungen  des  Kommutators  und  der  Bürsten. 

Die  Abmessungen  des  Kommutators  und  der  Bürsten  sind  so 
zu  bestimmen,  daß  eine  passende  Stromdichte  und  eine  ausreichende 
Kühlfläche  erhalten  wird.  Maschinen  mit  Tag-  und  Nachtbetrieb 
erfordern    eine   besonders   reichliche   Bemessung  des  Kommutators. 

Die  große  Bedeutung  einer  guten  Kühlung  des  Kommutators 
und  die  Wichtigkeit  einer  richtigen  Wahl  des  Bürstenmaterials  geht 
aus  folgenden  Versuchen  hervor,  die  auf  Veranlassung  des  Ver- 
fassers im  E.  T.  I.  der  Hochschule  Karlsruhe  ausgeführt  wurden.^) 

Mit  Hilfe  eines  durch  Drahtspiralen  heizbaren  Schleifringes 
wurde  die  Abhängigkeit  der  Übergangsspannung  AP  von  der 
Temperatur  der  Übergangsschicht  bezw.  des  Schleifringes  und  der 
Stromdichte  festgestellt.  Es  ergab  sich  hierbei,  daß  verschiedene 
Bürstenmaterialien  ein  ganz  wesentlich  verschiedenes  Verhalten 
zeigen.  Die  Ergebnisse  der  Messungen  sind  in  den  Fig.  321  bis  326 
für  einige  der  gebräuchlichsten  Bürstenmaterialien  dargestellt. 

Die  Kurven  entsprechen  Werten  von  JP,  die  nach  längerer 
Eeobachtungszeit  bei  gut  eingelaufenen  erschütterungsfreien  Bürsten 
sich  einstellten. 

Auf  einem  Kommutator,  auf  dem  die  Bürsten  leichten  Er- 
schütterungen ausgesetzt  sind,  können  die  Werte  von  A  P  erheblich 
größer  ausfallen. 

Nimmt  man  eine  Raumtemperatur  von  10  bis  20^  C  und  eine 
Temperaturerhöhung  des  Kommutators  von  nur  40^  C  an,   so   sind 


1)  Siehe  ETZ  1907  S.  263,  E.  Arnold  und  E.  Pfiffner. 
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die  Ordinaten werte  der  Kurven  zwischen  50°  und  60°  C.  maß- 
gebend. Mit  Rücksicht  auf  die  Kommutation  sind  diejenigen 
Kohlensorten  am  besten,  bei  denen  die  Cbergangsspannung  mit 
der  Temperatur  am  wenigsten  fällt.  Die  Kurven  lehren  uns,  daß 
z.  B.  die  Marken  „Le  Carbone  Z"  und  „Siemens  S"  gute  positive 
Kohlen  sind  und  „Morganite  2"  eine  gute  negative  Kohle  ist. 


äPy^ 


1    = 
la  = 


kO  iO  $0  70 

Fig.  321.     Bürste:  le  Carbone  X. 
V  =  7,4  m/sec.        F  =  2,5  cm-.        </  =  160  g/cm^ 
2         2    =  Positive  Bürste 
2  a  =  Negative      „ 
3    =  Positive  Bürste 
3a 
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Fig.  322.     Bürste:  le  Carbone  Z. 

V  =  7,4  m/sec.        F=  2,7  cnA        g  =  160  g/cm«. 

1    =  Positive  Bürste  1   o  k  a       /      a        3    =  Positive  Bürste  ^  -•  a  a  a       /      » 
1  AT       4.-  ^  ?  2,5  Amp/cnr        o         xt       i.-  >  10,0  Amp/cm*. 

1  a  =  Negative      „        /     '  ^'  3  a  =  Negative      »        / 

2  =  Positive       „  5,0  Amp/cm- 

Ferner  ersehen  wir  aus  der  Temperaturcharakteristik,  daß  wir 
rechnungsmäßig  zu  große  Übergangsverluste  erhalten,  wenn  wir 
den  Einfluß  der  Temperatur  nicht  berücksichtigen,  und  daß  eine 
gute  Kühlung  des  Kommutators  für  die  Kommutation  von 
größter  Wichtigkeit  ist. 
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Um  somit  die  am  besten  passende  Kohlensorte,  die  Übergangs- 
verluste und  die  zulässige  Temperatur  des  Kommutators  bestimmen 
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Fig.  323.     Bürste:  Morganite  2. 
t?  =  7,4  m/sec.      F  =  2,4  cm^      ^  ==  1 60  g/cm«. 

1    =  Positive  Bürste  |  3,5  Amp/cm«        l    =  Positive  Bürste  \  ^^  Amp/cm«. 
1  a  =  Negative      n       f  2a  =  [Negative      n       ) 
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Fig.  324.     Bürste:  Endruweit,  Metallbürste. 

V  =  7,4  m/sec.         i^=  1,6  cm*.        ^  =  160  g/cm«. 


ÄfV 


A/'/Stf 


30  kO  30  60  10 

Fig.  325.     Bürste:  Endruweit,  Kupfer-Kohlebürste. 

1;  =  7,4  m/sec.      jP=  2,5  cm*.      ^  =  160  g/cm«. 


Ä?r 


1    =  Positive  Bürste 
1  a  =  Negative      „ 


\  2,5  Amp/c 


2    =  Positive  Bürste 
2  a  =  Negative      „ 


>  5,0  Amp/cm*. 


ZU    können,    sollten    die   Temperaturcharakteristiken    der    Bürsten- 
materialien bekannt  sein. 
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Fig.  326.     Barste:  Siemens  S. 

:  Positive  Bürste 


la^Ntt^T  }  «  ^-P/-'  2a  =  Sii:o^T  }  ''  ^'"^ 


Der  Dnrclimesser  des  Kommntators.  Er  wird  entweder  direkt 
angenommen  oder  aus  der  gewählten  Lamellenteilung  ß  berechnet. 
Es  wird 


*  71 


(37) 


Bezüglich  Stärke  und  seitlicher  Isolierung  der  Lamellen  siehe 
Abschnitt  16  und  17,  S.  47  und  48. 

Die  Kontaktfläche  der  Bürsten«  Bei  der  Berechnung  der  er- 
forderlichen Bürstenfläche  geht  man  von  der  Stromdichte  unter  der 
Bürste  aus.  Bei  schwierigen  Kommutationsbedingungen  wird  die 
Stromdichte  so  hoch  als  möglich  gewählt,  weil  AP  mit  der  Strom- 
dichte zunimmt,  andererseits  wird  man  mit  Rücksicht  auf  die 
Übergangsverluste  eine  gewisse  Grenze  nicht  überschreiten. 

Je  größer  wir  die  Stromdichte  wählen,  um  so  kleiner  wird  die 
erforderliche  Bürstenfläche  und  um  so  kleiner  die  Reibungsarbeit, 
Bei  gegebenem  Auflagedruck  werden  daher  die  gesamten  Verluste 
(Übergangs-  plus  Reibungsverluste)  bei  einer  gewissen  Stromdichte 
ein  Minimum  erreichen,  wobei  die  sich  einstellende  Kommutator- 
temperatur ebenfalls  von  Einfluß  ist. 

In  der  nachfolgenden  Tabelle  sind  die  üblichen  Stromdichten  $^ 
für  verschiedene  Bürstenmaterialien  zusammengestellt.  Die  ange- 
gebenen Werte  von  AP  sind  Mittelwerte  der  positiven  und  nega- 
tiven Bürste.  Sie  gelten  für  eine  Kommutatortemperatur  von  etwa 
60^  bis  70^  C,  sie  sind  jedoch  nicht  für  diese  Temperaturen  experi- 
mentell ermittelt  worden  und  dürften  daher  nur  annähernd  richtig 
sein.  Außerdem  ist  zu  beachten,  daß  zJP  in  erheblichem  Maße  von 
den  Vibrationen  der  Bürste  abhängt. 
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BOrstensorte 

^M  norm 

9u  max 

JFhei 

•m  norm 

JPbei 

8u  max 

Kupferbürste 

Bondreanxbürste 

Eudruweit-Metallbürste     . 
Kohlen-  nnd  Graphitbürste 

sehr  weich 

weich 

10-25 
15—30 
20-30 

8—11 
6—10 
5-7 
4-6 

20-30 
20—30 
30-45 

40  Amp/cm' 
50        „ 
40        , 

20        , 

15        , 

11         - 

9        n 

40        „ 
40        , 
55        „ 

0,017—0,03 

0,06-0,11 

0,2—0,3 

0,4-0,5 
0,5—0,6 
0,8-1,0 
1,0-1,1 

0,4-0,5 

0,5—0,7 

0,1 

0,04  Volt 
0,15    . 
0,4      . 

0,6      „ 
0,8      , 

1.2  „ 

1.3  „ 

|0,6      „ 
0,8      „ 
0,1      „ 

mittelhart 

sehr  hart 

Metall-Kohlenbürste 

Endniweit 

Kingsdorf  R  m     .... 
Bronskol 

Bezeichnet  J^  die  Stromstärke  der  Maschine  bei  maximaler 
Belastung,  so  wird  die  Kontaktfläche  aller  (der  positiven  und  nega- 
tiven) Bürsten 

Bei  Wellenwicklungen  mit  mehr  als  zwei  Bürstensätzen  ist  zu 
beachten,  daß  sich  der  Strom  nicht  ganz  gleichmäßig  auf  alle  Bürsten 
verteilt.     Sind    2j?  Bürstensätze   aufgelegt,    so   ist   die   Gefahr   der 

Überlastung   einer  Bürste   um   so  größer,   je  größer  —  ist,    sofern 

a 

keine  Äquipotentialverbindungen  angebracht  werden.  Die  Strom- 
dichte ist  daher  in  solchen  Fällen  in  der  Nähe  der  unteren  Grenzen 
zu  wählen. 

Die  Bnrstenbreite.  Die  berechnete  Fläche  ist  auf  eine  genügende 
Zahl  von  Bürsten  zu  verteilen.  Die  Bürstenbreite  \  (in  der  Dreh- 
richtung des  Kommutators)  muß  sich  nach  der  Lamellenbreite 
richten.  Die  Zahl  der  Lamellen,  die  eine  Bürste  bedecken  darf, 
ist  von  wesentlichem  Einfluß  auf  die  Kurzschlußspannung  und  die 
effektive  Reaktanzspannung.  Eine  endgültige  Bestimmung  der 
Bürstenbreite  ist  daher  nicht  möglich  ohne  Berechnung  der  Kom- 
mutation. 

Bei  Maschinen,  deren  Klemmenspannung  größer  als  etwa 
100  Volt  ist,  bedecken  die  Kupferbürsten  gewöhnlich  1  bis  2^1^ 
und  die  Kohlenbürsten  2  bis  3V2  Lamellen,  bei  Niederspannungs- 
maschinen wird  die  Bürsten  breite  oft  kleiner  als  die  Lamellenbreite. 
Sollen  bei  mehrfachen  Parallel  Wicklungen  und  Reihenparallel  Wick- 
lungen  mit   a>j?  die  Bürsten  eines  Stiftes  mehrere  Lamellen  be- 
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decken  oder  ist  die  Lamellenbreite  groß,  so  können  die  Bürsten, 
wie  in  Fig.  131,  Seite  132,  Bd.  I  dargestellt  ist,  zweckmäßig  ge- 
staffelt werden. 

Im  übrigen  richtet  man  sich  in  jeder  Fabrik  mit  der  Bürsten- 
breite nach  gewissen  Normalien,  um  denselben  Bürstenhalter  für 
verschiedene  Maschinengrößen  verwenden  zu  können. 

Die  Länge  des  Kommutators.  Die  Länge  des  Kommutators 
wird  einesteils  durch  die  Gesamtlänge  aller  Bürsten  eines  Stiftes 
und  andernteils  durch  die  erforderliche  Abkühlfläche  bestimmt. 

Ist  die  Anzahl  der  Bürstenstifte  p^,  so  wird  die  Gesamtlänge 
der  Bürsten  eines  Stiftes 

=  A. 

Diese  Länge  ist  so  abzurunden,  daß  sie  einer  ganzen  Zahl 
Bürsten  entspricht  und  sie  stellt  die  erforderliche  nutzbare  Länge 
des  Kommutators  dar. 

Nun  wird  der  Übergangsverlust  (S.  668,  Bd.  I)  aus 

TF„  =  2J-„JP4 (38) 

der  Reibungsverlust  (S.  681,  Bd.  I)  aus 

W^  =  ^M'V^F^gQ (39) 

und  die  Temperaturerhöhung  des  Kommutators  (S.  747,  Bd.  I)  aus 

r,  =  (70bisl20)— ^|±L        .     .     (40) 

ermittelt,  wo  L^  die  ganze  Kommutatorlänge. 

Wird  der  Kommutator  künstlich  gekühlt,  so  kann  T^  erheblich 
kleiner  als  nach  obiger  Formel  werden.  —  L^  muß  so  groß  sein, 
daß  r^<50*^C.     Wenn  nötig,  sind  ß  und  D^  zu  vergrößern. 
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57.  Größe  des  Lnftspaltes  S  und  Bohrung  der  Feldmagnete.  —  58.  Entwurf 
des  Magnotgestelles.  —  59.  Vorlaufige  Berechnung  des  Wicklungsraumes  der 
Erregerwicklung.  —  60.  Berechnung  der  Erregung.  —  61.  Berechnung  einer 
Nehenschlußwicklung.  — '■  62.  Berechnung  einer  Hauptschlußwicklung.  — 
63.  Berechnung  einer  Doppelschluß wicklung. 

57.  Größe  des  Luftspaltes  d  und  Bohrung  der  Feldmagnete. 

Wir  betrachten  zunächst  Maschinen  ohne  künstliche  Kommu- 
tation.  Eine  richtige  Bemessung  des  Luftspaltes  d  ist  hierbei  von 
großer  Wichtigkeit.  Einige  Gründe  sprechen  für  einen  kleinen, 
andere  dagegen  für  einen  großen  Luftspalt. 

Es  ist  ein  möglichst  kleiner  Luftspalt  anzustreben, 

1.  weil  die  für  die  Magnetisierung  des  Luftspaltes  verbrauchten 
AW  mit  d  abnehmen, 

2.  weil  die  magnetische  Streuung  der  Feldmagnete  mit  d 
abnimmt, 

3.  weil  bei  der  Anwendung  von  Äquipotentialverbindungen  die 
Rückwirkung  der  Ausgleichströme  auf  das  Feld  mit  der  Abnahme 
von  6  zunimmt. 

Ein  großer  Luftspalt  ist  dagegen  günstig, 

1.  weil  der  Widerstand  des  querraagnetischen  Kreises,  zu 
welchem  zwei  Luftzwischenräume  d  gehören,  mit  d  wächst, 

2.  weil  die  magnetischen  Unsymmetrien  des  Feldes,  herrührend 
von  einer  exzentrischen  Lage  des  Ankers,  ungleichen  Polschuhen, 
ungleichen  Erregungen  der  einzelnen  Pole  usf.,  verhältnismäßig  um 
so  kleiner  werden,  je  gi*ößer  d  ist, 

3.  weil  das  magnetische  Feld  außerhalb  der  Polschuhe,  also 
in  der  Kommutierungszone  um  so  allmählicher  abnimmt,  je  größer 
d  wird, 

4.  weil  bei  Nutenankern  die  Wirbelstromverluste  in  den  Pol- 
schuhen mit  d  abnehmen. 
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Fig.  827. 


Die  hier  unter  1  bis  3  angeführten 
Gründe  sprechen  auch  für  eine  hohe 
Zahnsättigung.  Man  wird  daher  mit 
hohen  Zahnsättigungen  und  lamellierten 
Polen  auch  bei  verhältnismäßig  kleinem 
Luftspalte  allen  geforderten  Bedingungen 
genügen  können. 

Betrachten  wir  die  Fig.  327,  so 
wirkt  zwischen  den  Punkten  a  und  / 
eine  gewisse  magnetomotorische  Kraft, 
welche  gleich  den  verbrauchten  AW  auf 
dem  Wege  a — h — f  oder  dem  Wege 
a — c — d — f  ist,  also  annähernd  gleich 


Für  den  Fall,  daß  das  kommutierende  Feld  bei  Vollast  gerade 
gleich  Null  wird,  ist  die  Polspitze  auf  der  Eintrittseite  nahezu  ent- 
magnetisiert. Damit  das  Feld  in  der  Kommutierungszone  zwischen 
Leerlauf  und  Vollast  der  Maschine  sich  nicht  zu  stark  ändert, 
können  wir  die  Bedingung  aufstellen,  daß  es  nicht  Null  werden 
soll.  Es  müssen  dann  die  magnetisierenden  Windungen  größer  sein 
als  die  entmagnetisierenden  der  Polspitze,  d.  h.  es  soll 


sein.     Wir  setzen 


ATT,  +  .ATT,  >  6.  AS. 

AWi-\-AW^^  1,2 'h.  AS 
und  erhalten  hieraus  die  Bedingung 


(41) 


<5> 


1,2  bj  AS  —  AW, 
1,6 -k^Bj 


(42) 


Wir  sehen  hieraus,  daß  d  um  so  kleiner  gemacht  werden  kann, 
je  größer  AW^  wird.  —  Auf  dem  Wege  a — c — f  ist  die  Zahnsätti- 
gung nur  klein  und  daher  annähernd 

AW,-i-AW^  =  AW;  +  AW^. 

Es  ist  günstig,  AW^  möglichst  groß  zu  machen,  also  die  Pol- 
spitze stark  zu  sättigen,  weil  dann  die  Übertrittcharakteristik 
(Fig.  279,  S.  314,  Bd.  I)  ein  starkes  Knie  erhält,  und  die  Quer- 
magnetisierung einen  viel  geringeren  Einfluß  auf  das  kommutierende 
Feld  ausübt,  vorausgesetzt,  daß  bei  Leerlauf  die  Sättigung  der  Pol- 
spitze erheblich  hinter  dem  Knie  liegt. 

Um  dem  letzteren  Umstände  Rechnung  zu  tragen,    und  damit 
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die   Bürstenstellung   nicht   zu   nahe   an   die   Polspitze    heranrückt, 
setzen  wir 

*^ Ül^^ •     •     •    (*^*) 

Aus  dieser  Formel  ist  ersichtlich,  daß  man  durch  eine  Ver- 
mehrung der  Polzahl,  bezw.  Verkleinerung  des  Polbogens  h^  um  so 
eher  an  denjenigen  Grenzwert  von  d  gelangt,  der  aus  mechanischen 
Gründen  nicht  mehr  unterschritten  werden  darf,  je  größer  AW^  und 
B^  und  je  kleiner  AS  und  h^  sind. 

Ist  z.  B.  h.  =  35  cm,  AS  =  220,  AW^  =  L^ai€^  =  S' 400  =  3200, 
/:jL  =  l,l,  5j  =  8600,  so  wird 

.       1,5.35-220—3200      ^,, 
^^  =0,55  cm. 


~~       1,6.1,1.8600 

Bei  großen  Ankerdurchmessem  wird  man  den  Luftspalt  nicht 
gern  kleiner  als  0,5  cm  machen  und  sofern  der  Ankerdurchmesser 
etwa  über  200  cm  beträgt  ihn  größer  wählen. 

Eine  Kontrolle  für  die  richtige  Wahl  des  Luftspaltes  gibt  uns 
auch  das  Verhältnis  Feldamperewindungen  zu  Ankeramperewin- 
dungen. Dieses  Verhältnis  schwankt  bei  Nebenschlußmaschinen 
mit  konstanter  Klemmenspannung  etwa  zwischen  1,2  und  2,5  und 
man  kann  somit  schreiben: 

-—-^^1,2  bis  2,5 (43) 

Bei  ganz  kleinen  Dynamos  werden  die  Feldamperewindungen 
das  2,5 fache  der  Ankeramperewinduugen  noch  überschreiten,  da- 
gegen wird  man  bei  sorgfältig  berechneten  großen  Maschinen  etwa 
auf  das  1,2  fache  der  Ankeramperewindungen  kommen. 

Bei  der  Wahl  des  Luftspaltes  bei  Maschinen  mit  künstlicher 
Kommutation  braucht  man  die  Bedingungen  Gl.  42a  und  43 
nicht  zu  berücksichtigen.  Man  wird  deshalb  bei  diesen  Maschinen, 
um  den  Aufwand  an  Magnetkupfer  möglichst  klein  zu  machen,  den 
Luftspalt  so  klein  halten,  als  mit  Rücksicht  auf  die  zusätzlichen 
vom  Querfeld  verursachten  Zahnverluste  und  aus  mechanischen 
Gründen  zulässig  ist.  Ist  jedoch  die  Maschine  für  einen  Betrieb  mit 
großen,  plötzlich  und  periodisch  auftretenden  Belastungsänderungen 
bestimmt,  so  ist  ein  großer  magnetischer  Widerstand  für  das  Quer- 
feld des  Ankers  anzustreben  (siehe  Bd.  I,  Abschnitt  142,  S.  574). 

Die  Bohrung  der  Feldmagnete  ist 
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58.  Entwurf  des  Magnetgestelles. 

Wir  berechnen  zunächst  den  Kraftfluß  der   bei  belasteter  Ma- 
schine die  Fläche  einer  Spule  in  der  Lage  des  Kurzschlusses  durchsetzt 

60   a 

pn  N' 


*»=rr-^^aio'' (44) 


worin  für  Generatoren 

E,  =  P+J,(B^  +  B^-\-2AP  .     .     .     .     (45) 
und  für  Motoren 

E,  =  P-J,iB^  +  B^)-2AP  ....     (46) 

Die  Werte  von  AP  für  verschiedene  Bürstensorten  sind  in  der 
Tabelle  Seite  261  zusammengestellt. 

Der  in  den  Anker  eintretende  Kraftfluß  ist 

a  a      0 

und  der  Kraftfluß  eines  magnetischen  Stromkreises 

m  ab 

Der  Koeffizient  der  Feldstreuung  o  kann  entsprechend  den 
auf  Seite  292  Bd.  I  gemachten  Angaben  angenommen  und  später, 
wenn  erforderlich,  durch  Berechnung  (s.  Seite  284,  Bd.  I)  geprüft 
werden,  o^  ist  für  Maschinen  mit  kleiner  Bürstenverstellung  gleich 
1  bis  1,05  zu  setzen. 

Um  nun  aus  (P^  die  Querschnitte  des  Magnetgestelles  berechnen 
zu  können,  ist  zu  entscheiden,  aus  welcher  Eisensorte  es  hergestellt 
und  welche  Induktion  zugelassen  werden  soll.  Oft  werden  mehrere 
Eisensorten  verwendet,  z.  ß.  für  die  Polschuhe  Eisenblech,  für  die 
Magnetkerne  Stahlguß  und  für  das  Joch  Gußeisen. 

Die  Induktion  hat  sich  nach  der  Eisensorte,  der  Bauart  und 
dem  Verwendungszwecke  der  Maschine  zu  richten. 

Bei  Nebenschlußmaschinen  mit  konstanter  Klemmen- 
spannung ist  eine  hohe  Sättigung  des  Eisens  günstig,  weil  die 
äußere  Charakteristik  von  wenig  gesättigten  Maschinen  (s.  Seite  596, 
Bd.  I)  rasch  abfällt,  und  das  Verhalten  der  Maschine  leicht  ein 
unstabiles  wird.  Die  normale  Erregung  soll  im  Knie  oder  hinter 
dem  Knie  der  Magnetisierungskurve  liegen. 

Passende  Werte  für  die  Amperewindungszahlen  per  cm  Kraft- 
linienweg sind 

att'    =30  bis  80:    aM'.=  10  bis  40. 

m  f  j 

P^ntspricht  das  verwendete  Eisen  den  Magnetisierungskurven  Tafel  VIII, 
so  wird  annähernd 
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für  Schmiedeeisen: 

5^  =  15500  bis  17  500  5^  =  12000  bis  15000 

für  Stahlguß 

R   =14800  bis  17200  B,=  11000  bis  14000 

für  Gußeisen 

B^=    6000  bis     8600  B^=   5000  bis     8000 

Die  kleineren  Werte  gelten  für  kleinere  Maschinen,  damit  die 
prozentuale  Erregerarbeit  nicht  zu  groß  wird. 

Ist  der  Kraftfluß  stark  veränderlich,  wie  z.  B.  bei 
Maschinen,  die  bei  konstanter  Tourenzahl  zeitweise  zum  Akku- 
mulatorenladen ohne  Zusatzmaschine  benutzt  werden,  oder  bei  Mo- 
toren, deren  Tourenzahl  durch  die  Felderregung  innerhalb  weiter 
Grenzen  reguliert  werden  soll,  so  wird  man  für  die  normale  Feld- 
erregung geringere  und  für  die  maximale  Felderregung  höhere 
Werte  von  B^  und  Bj  erhalten.  In  diesem  Falle  geht  man  bei 
der  Berechnung  am  besten  von  den  maximalen  zulässigen  Werten 
der  Induktionen,  die  den  betreffenden  Magnetisierungskurven  ent- 
nommen werden,  und  dem  maximalen  erforderlichen  Kraftfluß  aus. 

Bei  Hauptschlußmaschinen  werden  die  Induktionen  für 
die  maximale  Stromstärke  ebenso  gewählt  wie  bei  stark  gesättigten 
Nebenschlußmaschinen. 

Bei  Doppelschlußmaschinen  mit  konstanter  oder  mit  der 
Belastung  steigender  Klemmenspannung  ist  es  zweckmäßig,  wenn 
eine  gute  Kompoundierung  erreicht  und  die  Hauptschlußampere- 
windungen nicht  zu  groß  werden  sollen,  etwas  geringere  Induk- 
tionen als  oben  angegeben,  zu  wählen.  Die  Charakteristik  und  die 
Berechnung  der  Hauptschlußwindungen  (s.  S.  610,  Bd.  I)  geben  am 
besten  Aufschluß  darüber,  ob  sie  passend  sind. 

Wenn  jB^  und  B.  bekannt  sind,  finden  wir 

Q.  =  |"* (47) 

Q,=  ^'^oderQ,=  -*- (48) 

wobei  in  letzterem  Falle  vorausgesetzt  ist,  daß,  wie  gewöhnlich,  der 
Kraftfluß  0^  pro  Pol  sich  auf  zwei  Querschnitte  Qj  verteilt. 

Bei  dem  Entwurf  des  Magnetgestelles  muß  darauf  geachtet 
werden,  daß  genügend  Raum  für  die  Erregerwicklung  bleibt  und 
die  Magnetspulen  eine  ausreichende  Abkühlungsfläche  erhalten. 
Wird    der  Raum  zu  groß  oder  zu  klein  gewählt,    so    kann  später, 

Arnold,  Gleichstrommaschine.   II.  2.  Aufl.  1' 
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nachdem  die  Magnetwicklung  berechnet  ist,  das  Gestell  entsprechend 
geändert  werden. 

Bei  normalen  Radialpolmaschinen  mit  runden  Polen  kommt 
man  zu  guten  Verhältnissen,  wenn  man  die  Höhe  des  Polkemes 
gleich  dem  0,8  bis  0,9  fachen  des  Poldurchmessers  nimmt.  Auch 
kann  die  Größe  des  Wicklungsraumes  annähernd  wie  folgt  be- 
rechnet werden. 


59.  Vorläufige  Berechnung  des  Wicklungsraumes  der 
Erregerwicklung. 

Wie  wir  im  Abschnitt  57  Seite  225  gesehen  haben,  können 
wir  schreiben  o  aw 

,,.   *^1,2  bis  2,5 
oder 

Aus  dieser  Gleichung  kann,  wenn  die  Ankerwicklung  festge- 
legt ist,  die  Amperewindungszahl  pro  magnetischen  Ereis  annähernd 
berechnet  werden. 

Denken  wir  uns  nun,  die  Feldwicklung  bestehe  aus  einer  ein- 
zigen Windung  und  s^  sei  die  Stromdichte,  so  wird  der  erforder- 
liche Gesamtkupferquerschnitt  der  Erregung 

Zerlegen  wir  jetzt  diesen  Querschnitt  in  mehrere  Windungen,  so 
geht  ein  Teil  des  Wicklungsraumes  für  die  Isolation  der  Drähte 
verloren,  und  es  wird  der  erforderliche  Wicklungsraum  pro 
magnetischen  Kreis 

-TöoV,-' <*" 

Besteht  die  Wicklung  aus  Neben-  und  Ilauptschlußwindungen 
mit  verschiedenen  Stromdichten,  so  kann  der  Wicklungsraum  von 
beiden  getrennt  berechnet  werden. 

Der  Füllfaktor  f^  der  Erregerspulen  nimmt  für  zweimal  be- 
sponnene  Drähte  folgende  W^erte  an: 

Durchmesser  nackt  d  =  0,ö    !  1,0    |  2,0 

„  isoliert  rf^  =  0,8    |  1,4      2,4 

d'  ' 

Füllfaktor  /;  =  0,785-  2  =  0,30   0,40  1  0,55  |  0,58 


3,0    |4,0    j  5,0  mm 
3,5     4,5    '  5,5    „ 


d 


1  I  I 


0,62 !  0,65 
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Die  Dicke  der  Kupfersehicht  soll,  wenn  man  hierüber  frei  verfügen 
kann,  was  z.  B.  bei  den  offenen  Radialpoltypen  der  Fall  ist,  etwa 
ö  bis  6  cm  nicht  überschreiten,  weil  sonst  die  Abkühlung  der 
Spulen  zu  sehr  erschwert  wird.  Es  würde  demnach  in  diesem 
Falle  die  Höhe  des  Wicklungsraumes  einer  Spule,  wenn  ein  mag- 
netischer Kreis  zwei  Spulen  umschlingt 


AW. 


=  1000  Ms  1200«,/. 


(50) 


Um  die  Höhe  h^  des  Magnetkernes  zu  finden,  ist  noch  die 
doppelte  Dicke  der  Spulenkasten  zu  h^  zu  addieren.  Wir  können 
nun  die  Skizze  der  magnetischen  Anordnung  der  Maschine  ent- 
werfen und  den  mittleren  Kraftlinienweg  einzeichnen. 


60.  Berechnung  der  Erregung. 

Zu  einer  vollständigen  Berechnung  der  Maschine  gehört  die 
Berechnung  der  Leerlaufcharakteristik  und  der  äußeren  Cha- 
rakteristik, besonders  wenn  über  die  Größe  der  Spannungsab- 
fälle oder  die  Grenzen  der  Regulierfähigkeit  der  Maschine  bestimmte 
Garantien  zu  geben  sind.  In  den  meisten  Fällen  beschränkt  man 
jedoch  die  Rechnung  auf  die  Ermittelung  der  Feldampere  Windungen, 
welche  erforderlich  sind: 

1.  Bei  Leerlauf  und  normaler  Klemmenspannung  und  Touren- 
zahl. Wir  bezeichnen  diese  Amperewindungszahl  pro  magnetischen 
Kreis  mit 

Die  Berechnung  von  ÄWj^^  ist  bei  Hauptschlußmaschinen  nicht 
erforderlich. 

2.  Bei  normaler  Belastung,  Klemmenspannung  und  Touren- 
zahl.    Wir  bezeichnen  diese  Amperewindungen  mit 

ÄW,. 

3.  Bei  Betriebsverhältnissen,  die  von  den  normalen  ab- 
weichen, sofern  solche  gefordert  sind,  wie  z.  B.  bei  Nebenschluß- 
generatoren, die  bei  konstanter  Tourenzahl  mit  wesentlich  verschie- 
denen Klemmenspannungen  arbeiten  sollen,  oder  bei  Motoren  mit 
regulierbarer  Tourenzahl  usf. 


17* 
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6L  Berechnimg  einer  Nebenschlußwicklung. 

Bezeichnet  t^  die  Stromstärke,  q^  den  Querschnitt  in  mm*,  /^ 
die  mittlere  Länge  einer  Nebenschlußwindung  in  cm,  ferner  w^  die 
Anzahl  aller  Nebenschlußwindungen,  B^  deren  Widerstand  und 
AW^  die  gesamte  Amperewindungszahl  (deren  Berechnung  siehe 
Bd.  I,  S.  260  und  327),  so  ist  bei  Leerlauf 

ÄW,^=pÄW,^ (51) 

und  bei  Vollast 

ÄW\=pÄWj^ (52) 

wenn  eine  Erregerwindung  wie  bei  der  gewöhnlichen  Radialpol- 
type   den    ganzen  Kraftfluß    0^   umschlingt.      Umspannt    dagegen 

eine  Erregerwindung  nur  den  Kraftfluß    -  0^,   wie   bei   der   Man- 

chestertype,  so  wird 

ÄW,^^2pAW,^ (51a) 

und 

AW^=2pAJl\ (52a) 

Femer  erhalten  wir 

w  enn  T^  die  mittlere  Temperaturerhöhung  des  Magnetkupfers  über 
ca.  15^  C  bedeutet  und  l^  zunächst  aus  der  entworfenen  Skizze 
des  Magnetgestelles  ermittelt  wii-d. 

Der  maximale  Erregerstrom  bei  der  Klemmenspannung  P  wird 

\max=j. (^^) 

Aus  den  Gl.  53  und  54  folgt 

Die  maximale  Amperewindungszahl  einer  Neben- 
schlußwicklung ist  somit  unabhängig  von  der  Windungs- 
zahl, wenn  die  Klemmenspannung  P  und  die  mittlere  Win- 
dungslänge /„  gegeben  sind,  und  nur  abhängig  vom  Quer- 
schnitt q^. 

Wenn  daher  die  Erregung  einer  Nebenschlußmaschine  z.  B. 
wegen  magnetisch  schlechten  Materials  zu  klein  ausgefallen  ist,  so 
hat  es  keinen  Zweck,  die  Windungszahl  zu  erhöhen.  AW^  kann 
nur  durch  Vergrößerung  des  Querschnittes  q^  oder  allenfalls  durch 
Parallelschaltung  der  Feldspulen  vergrößert  werden. 
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Um  den  erforderlichen  Kraftfluß  *^  noch  mit  Sicherheit  etwas 
überschreiten  zu  können,  setzen  wir 

Für  runden  Draht  wird  der  Durchmesser 


'^»=V^«"- 


Der   sich   ergebende  Wert  ist  nach  oben  auf  einen  gebräuchlichen 
Durchmesser  abzurunden. 

Zeigt  der  Querschnitt  des  auf  den  gebräuchlichen  Durchmesser 
abgerundeten  Drahtes  eine  zu  große  Abweichung  gegenüber  dem 
gerechneten  Querschnitt,  so  kann  man  auch  zwei  Drahtdurchmesser 
anwenden.  Nimmt  man  w^^^  Windungen  vom  Querschnitt  q^^  und 
«7^2  Windungen  vom  Querschnitt  q^^,  so  muß 


Qnl^ni+^n^^n'i 


(57) 


sein. 

Wie  im  Abschnitt  49  Seite  226  ermittelt  wurde,  kann  man  das 
Gewicht  des  Magnetkupfers  gleich: 

km  iQÄ.^^ 

setzen.     Als  Wattverlust  in  der  Erregerwicklung  erhält  man 

(!-{■  0,004  TjAW,l„s„ 
"- 5-7QO  -  ■     .     .     .     (^8) 

Aus  den  obigen  Gleichungen  ist  ersichtlich,  daß  für  eine  ge- 
gebene Amperewindungszahl  und  mittlere  Windungslänge 
das  Kupfergewicht  und  der  Wattverlust  nur  von  der  Strom- 
dichte abhängig  sind;  das  Gewicht  ist  umgekehrt  und  der 
Wattverlust  direkt  proportional  derselben. 

Da  nun  der  Wattverlust  im  Nebenschluß,  namentlich  bei  großen 
Maschinen  wegen  seines  geringen  Betrages  keine  Rolle  spielt,  wird 
man,  um  kleines  Kupfergewicht  zu  erhalten,  die  Stromdichte  mög- 
lichst groß  wählen,  und  zwar  so  groß,  als  es  die  Erwärmung  der 
Spulen  zuläßt. 

Die  Erwärmung  der  Magnetspulen  wurde  eingehend  in  Band  I, 
Abschnitt  174,  erörtert. 

Für  die  durch  Widerstandsmessung  bestimmte  mittlere  Tem- 
peraturerhöhung kann  die  Formel 
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T=    •"-  Grad  C 

benutzt  werden.     Es  ist  C,^  eine  Erfahrungszahl  und  a^  die  spezi- 
fische Abkühlungsfläche. 

Abkühlungsfläche  in  cm* A^ 

«m  =  W^tverlust  ^  ^Vh  +  K  ' 


-*  -m  r 

p 

1 

E 

t; 

<^ 

l 

\ 

-d^-» 


E 
< 


x 


->' 


Fi^.  328. 


Fig.  329. 


A^  ist  die  Abkühlungsfläche 
aller  Spulen.  Wenn  die  Magnet- 
spulen lang  sind,  so  wird  die  Ab- 
kühlungsfläche A^  nach  Fig.  328 
berechnet,  indem  nur  eine  End- 
fläche der  Spule  als  kühlend  an- 
gesehen wird.  Sind  die  Spulen  da- 
gegen kurz  und  dick,  so  wird  A^ 
nach  Fig.  329  berechnet.^) 

Den  Koeffizient  C^  kann  man 
setzen : 


für  ganz  offene  Maschinen     .     . 
für  Maschinen  mit  Lagerschildern 
für  halbgeschlossene  Maschinen 


C^  =  450— 500, 
C^  =  550—650, 
0   =700— 750, 


für    ganz    geschlossene  Maschinen   kann   C^  bis  zu   1300  und 
darüber  steigen. 

Die  Stromdichte  bewegt  sich  etwa  zwischen  den  Grenzen 


5„=1,2  bis  2,2  Ampere 


und  beträgt  meistens 


1,4  bis  1,7  Ampere. 


Bei  gut  ventilierten  Spulen    kann  man  s^  noch  größer  als  2,2 
wählen. 

Am   zweckmäßigsten  wählt  man   zunächst  s^  und  findet  dann 

C  =  ^«  ^« 

n  *n    n 


AW, 


w   = 


^)  Nach  Antraben  des  Herrn  Ingenieur  H.  Schlichting  erhält  man  gute 
Resultate,  indem  man  bei  kleineren  Maschinen  a„  =  20 — 22  cm*  und  bei 
größeren,  gut  ventilierten  Maschinen  a^  =  18 — 20  cm'  setzt  und  für  die  Be- 
rechnung von  a^  die  totale  Abkühlungsfläohe  der  Spulen  einführt.  Diese 
Abkühluugsf lache  ist  für  eine  Spule  gleich  dem  Produkte  aus  Umfang  des 
Querschnittes  einer  Spule  und  mittlerer  WindungslÄnge. 
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V  __  ^  "^t  wax 

*n  max 


"n 

Wir  können  nun  den  Wicklungsraum  nach  Größe  und  Gestalt, 
die  mittlere  Windungslänge  l^,  sowie  den  Widerstand  iJ„  genauer 
berechnen. 

Für  die  normale  Belastung  bezw.  den  normalen  Nebenschluß- 
strom i^  wird  der  gesamte  Widerstand  des  Nebenschlußstromkreises 

p 

oder 

rn,—^-K (59) 

wenn  r^^  den  bei  normaler  Belastung  vorzuschaltenden  Widerstand 
im  Nebenschluß  bedeutet. 

Bei  Leerlauf  wird  die  Stromstärke  im  Nebenschluß 

n 

und    der    erforderliche    Vorschaltwiderstand    bei    nicht    erwärmter 
Maschine  ^  ^ 

r    = R  = "  — —    ....     (60) 

"^       i  "       i  5700-0  ^  ^ 

Um  den  Einfluß  von  Änderungen  der  Umdrehungszahl  auf  die 
Klemmenspannung  ausgleichen  zu  können,  macht  man  den  Vor- 
schalt und  Regulierwiderstand 

r.-l,Il.l.I,6(£-,-^"-J     .     .     .     (6.) 

Die  Abstufung  des  Regulierwiderstandes  ist  in  Kapitel  19  be- 
handelt. 

62.  Berechnung  einer  Hauptschlußwicklung. 

Bezeichnet  w^  die  gesamte  Zahl  der  Hauptschlußwindungen 
und  J).  die  Stromstärke,  so  muß  (Berechn.  von  AW^  siehe  Bd.  I,  S.  327) 

AIV,       . 
Wj^=       -    sein 

und  •^'' 

q^  =  ^''-mm^ (62) 
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Die  Stromdichte  ä^  kann  aus  der  Gleichung 


''''•^'' •     .     .     .     (63) 


*        {1+ 0,004  T„)J,w,l,     •     •     ■ 

berechnet  werden,    wenn  der  Wattverlust  TF^  der  Hauptschlußwin- 
dungen und  die  mittlere  Länge  Ij^  einer  Windung  bekannt  sind. 

Mit  Rücksicht  auf  den  Wirkungsgrad  wird  bei  den  Hauptschluß- 
generatoren meistens 

5;^  =  1  bis  1,7  Amp/mm* 

gewählt;    bei  Motoren  mit  kurzzeitigem  Betrieb    und   Bahnmotoren 
steigt  es  bis  auf 

Sf^=2  bis  3   Amp/mm-. 

Die  Magnetspulen  können  entweder  in  Serie  oder  gruppenweise 
parallel  geschaltet  werden.  Im  allgemeinen  ist  einer  Serieschaltung 
der  Vorzug  zu  geben,  weil  ungleiche  Erwärmungen  oder  ungleiche 
Wicklungslängen  bei  der  gruppenweisen  Parallelschaltung  zu  mag- 
netischen Unsymmetrien  Veranlassung  geben. 

63.  Berechniing  einer  Doppelschliißwicklung. 

Soll  die  Klemmenspannung  konstant  bleiben,  so  ist  die 
Zahl  der  Nebenschlußamperewindungen  bei  allen  Belastungen  gleich 
denjenigen  bei  Leerlauf,  also 

und  die  Hauptschlußamperewindungen  bei  Vollast  sind 

Wir  erhalten  somit 

(1  + 0,004  rj/„^Tr„ 

^"  5700P  •     •     •     •     \.^V 

i  ='-' 

^  n  ,;        » 

AW,-AW,„ 


tr^ 


In--' (68) 


s 


h 
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Wird  Überkompoundierung,  d.  h.  eine  mit  der  Belastung 
steigende  Klemmenspannung  verlangt,  so  bleibt  i^^n  ^^^^^  k^^' 
stant.  In  diesem  Falle  berechnen  wir  zunächst,  wie  oben  ange- 
geben, aus 

die  Nebenschlußwicklung  für  Leerlauf  und  den  Widerstand 

(1  + 0,004.  TJ/, 


Ä.= 


5700- (z„ 


Es  ist  dann  für  eine  beliebige  höhere  Klemmenspannung  P 
die  Zahl  der  Nebenschlußamperewindungen 

P 

Berechnen  wir  jetzt  noch  die  Gesamtamperewindungszahl 
-^^tmax  ^^r  di®  maximale  Klemmenspannung  der  vollbelasteten 
Maschine,  so  muß 

^,, t  max n 

sein. 

Fällt  die  Tourenzahl  der  Maschine  mit  der  Belastung  um  einen 
gewissen  Betrag,  so  wird  ÄW^^^^^  für  einen  Kraftfluß  berechnet, 
der  dem  P^^^  oder  dem  Pj-o^st  ^^^  ^®^  kleineren  Tourenzahl  ent- 
spricht. 

Für  die  Stromdichten  gilt  das  früher  Gesagte. 

Will  man  die  Kompoundierung  für  verschiedene  Belastungen 
prüfen,  so  ist  das  auf  Seite  610,  Bd.  I,  beschriebene  graphische 
Verfahren  zu  empfehlen. 

Da  die  Größe  der  Ankerrückwirkung  nicht  genau  berechnet 
werden  kann  und  die  magnetischen  Eigenschaften  des  Eisens,  von 
dessen  Sättigung  die  Kompoundierung  ebenfalls  abhängt,  meistens 
nicht  genau  bekannt  sind,  ist  es  auch  nicht  möglich,  die  Kompoun- 
dierung genau  vorauszuberechnen,  und  man  ist  auf  den  Versuch 
mit  der  ausgeführten  Maschine  angewiesen,  wenn  die  Kompoun- 
dierung eingehalten  werden  soll. 

Bei  Maschinen  mit  kleinen  Querschnitten  der  Hauptschlußwick- 
lung können  nachträglich  Windungen  ab-  oder  einige  Windungen 
zugewickelt  werden,  bei  großen  Querschnitten  ist  es  jedoch  be- 
quemer eine  Nebenschließung  zur  Hauptschlußwicklung  anzuwen- 
den, wie  in  Fig.  200,  Seite  244,  Bd.  I,  angegeben   wurde;    man  hat 
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dann  die  Möglichkeit,  die  Kompoundierung  auch  während  des  Be- 
triebes zu  ändern. 

Da  femer  die  Kompoundierung  auf  konstante  Klemmenspannung 
eine  bestimmte  Tourenzahl  voraussetzt,  die  im  Betriebe  vielfach 
nicht  eingehalten  wird,  und  weil  sich  der  Widerstand  der  Neben- 
schlußwicklung infolge  der  Erwärmung  der  Maschine  ändert,  wird 
häufig  auch  in  den  Nebenschlußstromkreis  ein  Regulierwider- 
stand eingeschaltet. 

In  diesem  Falle  ist  q^  entsprechend  den  zu  erwartenden  Be- 
triebsverhältnissen etwas  größer  zu  machen,  als  sich  nach  Gl.  64  ergibt. 
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64.  Die  vom  Ankerfeld  in  einer  kurzgeschlossenen  Spule  induzierte  £MK.  — 

65.  Berechnung  des  Wendefeldes  und  der  Wendepole.  —  66.  Form  und  Stärke 
des  Wendefeldes.  —  67.  Die  Stabilität  des  Wcndefeldes.  —  68.  Nachrechnung 
der  Maschine  bezüglich  Kommutierung.  —  69.  Einige  experimentell  ermit- 
telte   Kommutationskurven.    —    70.   Berechnung    der   Polschuhform   und    der 

Feldkurven. 

64.  Die  vom  Ankerfeld  in  einer  kurzgeschlossenen  Spule 
induzierte  EMK. 

a)  Glatter  Anker.  Wir  betrachten  zunächst  eine  Maschine  mit 
einem  glatten  Anker  und  wählen  eine  Anordnung  mit  zwei  Spulen- 
seiten übereinander,  die  gleichzeitig  in  den  Kurzschluß  treten.  Die 
Bürstenbreite  nehmen  wir  gleich  einer  Lamellenteilung. 

In  Fig.  330  ist  für  diesen  Fall  die  MMK  der  Ankerampere- 
windungen in  Abhängigkeit  vom  Ankeramfange  aufgetragen.  Fig. 
330  a  stellt  den  Moment  gerade  vor  dem  Beginn  des  Kurzschlusses 
des  Spulenpaares  6  —  6  dar.  Da  in  diesem  Moment  keine  Spule 
im  Kurzschluß  ist,  ist  der  Maximalwert  der  MMK -Kurve  gleich 
T  AS.  Es  ist  hier  angenommen,  daß  das  Stromvolumen  eines  Spulen- 
seitenpaares  in  einem  Punkt  konzentriert  ist.  Die  MMKe  erzeugen 
ein  Ankerquerfeld  von  der  in  Fig.  331  angegebenen  Gestalt  (siehe 
Bd.  I,  S.  301). 

Betrachten  wir  den  Moment,  in  welchem  die  Spulen  6  —  6 
(Fig.  330)  in  den  Kurzschluß  treten,  und  nehmen  wir  an,  daß  die 
Spulen  dann  die  in  Fig.  331  eingezeichnete  Lage  Ä  im  Felde 
haben,  so  werden  die  Spulen  von  einem  Kraftfluß  gleich  der  ver- 
tikal schraffierten  Fläche  (die  Fläche  unterhalb  der  Achse  ist  negativ 
zu  nehmen)  durchsetzt.  Ist  das  Spulenpaar  im  Kurzschluß,  so  ändert 

113  1 

sich  die  Form  der  MMK-Kurve.    Füri  =  0,  —,~j-r  und --T  ist  die 

4    2    4  1 

Form  der  MMK-Kurve  (c)  unter  Annahme,  daß  der  Kurz schlußstrom 

geradlinig  verlaufe,  in  Fig.  330a— e  aufgezeichnet.    Es  läßt  sich 

die  Änderung  der  Form  dieser  Kurve  leicht  ermittteln,  indem  wir  die 

MMK-Kurve  der  kurzgeschlossenen  Spulen  und  die  MMK-Kurve  der 
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'=2^ 


Übrigen  Spulen  für  sich  betrachten.  Beide  sind  in  Fig.  330  punk- 
tiert eingetragen  und  mit  a  und  b  bezeichnet.  Die  Summe  der  Or- 
dinaten  der  Kurven  a  und  b  ergibt  somit  die  ausgezogene  resultie- 
rende MMK-Kurve  c.  Die  MMK-Kurve  a 
ändert  die  Größe  ihrer  Ordinate  je 
nach  der  Phase  des  Kui*zschlusses. 
Am  Anfang  und  Ende  des  Kurzschlusses 
ist   die    Ordinate    ßoAS,    jedoch    die 

Richtung  '  "   ' 

ist  die  MMK  der  kurzgeschlossenen 
Spulen  gleich  Null.  Die  MMK-Kurve  h 
der  nicht  kurzgeschlossenen  Spu- 
len verschiebt  sich  im  Räume  mit 
den  kurzgeschlossenen  Spulen. 
Befände  sich  der  Anker  in  der  Luft 
oder  stünde  ihm  rings  herum  lamellier- 
tes  Eisen  gegenüber,  so  ist  es  ersicht- 
lich, daß  das  von  der  MMK-Kurve  h 
erzeugte  Querfeld  überhaupt  keine  EMK 
erzeugen  würde.  Bei  Maschinen  mit 
ausgeprägten  Polen  ist  der  Vorgang 
schwieriger  zu  verfolgen,  da  sich  bei 
der  Drehung  auch  die  magnetische  Leit- 
^*  ^^        ^*  fähigkeit    des  Ankerquerfeldes    ändert 

und  es  dadurch  doch  möglich  ist,  daß  durch  die  Bewegung  der 
Kurve  b  eine  Änderung  des  Kraftflusses  durch  die  kurzgeschlossene 
Spule  erzeugt  wird. 


Betrachten  wir  jedoch  die  resultierende  MMK-Kurve  für  die 
Zeit  ^  =  r  (Fig.  330  e),  so  sieht  man,  daß  sie  räumlich  genau  die 
gleiche  Gestalt  aufweist  wie  die  MMK-Kurve  für  die  Zeit  f  =  0 
(Fig.  330a).  Die  Feld  Verteilung  wird  somit  am  Anfang  und  am 
Ende  des  Kurzschlusses  genau  die  gleiche  sein.  Die  Spulen  6  —  6 
haben  sich  jedoch  um  die  Strecke  ßrt  verschoben.  In  Fig.  331 
sind  sie  von  der  Lage  A  in  die  Lage  B  gekommen.  Der  Kraftfluß, 
welcher  die  Spulen  in  der  Lage  B  durchsetzt,  ist  in  Figur  331  hori- 
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zontal  schraffiert.  Die  Änderung  <P^  des  die  betrachtete  Spule 
durchsetzenden  Ankerquerfeldes  während  des  Kurzschlusses  ist  so- 
mit gleich  der  Summe  der  einfach  schraffierten  Flächen.  Ist  die 
Spulenweite  unverkürzt,  so  sind  die  beiden  Flächen  gleich.  Die  mitt- 
lere durch  diese  Änderung  des  Ankerquerfeldes  in  einer  kurz- 
geschlossenen Spule  induzierte  EMK  wird  somit 

e  =  tt;-    «.10~» (66) 

Man  kann  sich  diese  EMK  auch  erzeugt  denken,  indem  man 

annimmt,  daß  die  Spule  sich  in  dem  Felde  -3«  = -;--,-  mit  der  Ge- 

bn  ^^''i 

schwindigkeit  v  =  -jrp-z^  bewege.  Die  EMK  e  fällt  somit  mit  unserer 
EMK  e^  zusammen,  denn  es  ist 

e^  =  2ioliB^V'10-^  =  e (67) 

Bei  glatten  Ankern  wird  femer  noch  durch  die  Änderung 
des  Ankerstreufeldes  in  der  kurzgeschlossenen  Spule  eine  EMK 
e^  induziert.  Das  Streufeld  einer  Spule  besteht  aus  demjenigen 
EjraftfluJJ,  der  in  Fig.  330  nur  zwei  der  übereinander  liegenden 
Leiter  und  die  Spulenköpfe  der  betrachteten  Spule  umschlingt,  ohne 
mit  anderen  Spulen  verkettet  zu  sein.  Man  nennt  e^  die  Reak- 
tanzspannung oder  die  Spannung  der  Streureaktanz,  deren  Mittel- 
wert bezeichnen  wir  mit  e^^. 

Bezeichnet  e^  die  EMK,  die  bei  konstanter  Felderregung  und 
stromlosem  Anker  vom  Hauptfelde  B^  in  der  kurzgeschlossenen 
Spule  induziert  würde,  so  erhalten  wir  für  reine  Widerstands- 
kommutation  die  Bedingung 

^0  — ««  =  V 

Die  resultierende  Feldstärke  in  der  Kommutierungszone  oder 
die  Stärke  des  Wendefeldes  ist  5^  —  B^  und  bei  Erfüllung  obiger 
Bedingung  klein,  weil  e^  klein  ist.*) 

Bedeckt  die  Bürste  mehrere  Lamellen,  und  zwar  zu- 
nächst eine  ganze  Zahl,  so  zeigt  am  Anfang  und  Ende  des  Kurz- 
schlusses einer  Spule  die  MMK-Kurve  die  gleiche  räumliche  Gestalt. 
Wir  brauchen  dann  nur  die  Größe  des  Kraftflusses  über  der  Kom- 
mutierungszone 6d  im  Moment  des  Eintretens  einer  Spule  zu  er- 
mitteln, um  hieraus  sofort  die  mittlere  durch  das  Ankerquerfeld 
induzierte  EMK  zu  erhalten. 

Die  maximale  MMK  der  nicht  kurzgeschlossenen  Spulen  ergibt 
sich  zu  (t  —  bj)  +  ßn)ÄS  und   ist  über  die  ganze  Kommutierungs- 

^)  Siehe  auch  Bemerkung  im  Nachtrag. 
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Zone  konstant.    Nehmen  wir  somit  an,  daß  die  MMKe  der  sich  im 
Kurzschluß  befindlichen  Spulen  einander  kompensieren,  so  würde 


e^  =  2^l^vÄSX^ 


(lzri^Jk)io-e 


sem. 


(68) 


g^2gH-1-J  ßjyAS 


~2 j^ 

Fig.  332  a  und  332  b. 


Wir  wollen  jetzt  noch  den  Einfluß  der  gleichzeitig 
kurzgeschlossenen  Spulen  auf  das  Ankerquerfeld  unter- 
suchen. Wir  betrachten  den  in  Fig.  332  dargestellten  Fall,  in 
welchem  die  Bürste  genau  drei  Lamellenteilungen  breit  ist.  Im 
Moment,  in  welchem  das  Spulenpaar  4  —  4  in  den  Kurzschluß 
tritt,  sind  die  Spulen  2 — 2  und  3—3  im  Kurzschluß  (Fig.  332  a). 
Die  MMK-Kurve  der  Spulen  3 — 3  ist  in  Fig.  332b  horizontal  schraf- 
fiert, während  die  MMK-Kurve  der  Spulen  2 — 2  vertikal  schraffiert 
ist.    Bilden  wir  aus  beiden  die  resultierende  MMK-Kurve,  so  sehen 


19   3    f    s    e    r 


Fig.  333  a  und  333  b. 

wir,  daß  die  MMKe  einander  größtenteils  kompensieren.  Die  dick 
ausgezogene  Kurve  Ä  stellt  die  resultierende  MMK-Kurve  dar.  Nur 
in    der   Kurzschlußzone   tritt   eine  MMK   auf,  und    zwar   über   der 

2 
Länge/?!,.     Die  Größe  dieser  MMK  ist  gleich-  ßn  AS,     Verläßt  die 

ö 

Spule  4 — 4  den  Kurzschluß  (Fig.  333  a),  so  ist  die  Spule  aus  ihrer 

Lage  S  in   die   Lage  S'  gekommen.      Das   Bild   der  resultierenden 

MMK-Kurve    für    die    kurzgeschlossenen    Spulenpaare    5  —  5    und 

6 — 6  ist  dasselbe  wie  im  Anfang  des  Kurzschlusses  für  die  Spulenpaare 

2 
2—2   und   3—3   (Kurve  A),     Die  MMK  gleich  w  ßoAS  ruft  in  der 

2  ß 
neutralen  Zone  eine  Induktion  — —  2  A^^iS  hervor.   Bewegt  sich  die 

Spule  1 — 1  von  der  Lage  iS  in  die  Lage  Ä',  so  ist  die  Änderung 
des  Kraftflusses 
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J0==  2  11,1^2  X.AS (69) 

und  diese  Änderung  ruft  eine  mittlere  EMK 

.  =  „^10-s  =  2|/,.45A,^-10-«.     .     (70) 

hervor.     Die  mittlere  vom  Ankerquerfeld  induzierte  EMK  wird  so- 
mit in  diesem  Fall: 


^eben  sich  fü 
T — hD-\--ßD 


Für  verschiedene  Verhältnise  ergeben  sich  für  das  Klammerglied 
folgende  Werte: 


mrb^=ß: 


r—hp  +  ßn 

X 


^  '^  TT 

Die  Momentanwerte  der  durch  das  Ankerquerfeld  induzierten 
EMK  sind  für  den  Fall,  daß  die  Bürste  genau  gleich  einer  ganzen 
Anzahl  Lamellen  ist,  leicht  zu  ermitteln.  In  Fig.  332b  stellt  Kurve -4. 
die  MMK-Kurve  der  kurzgeschlossenen  Spulen  für  den  Moment,  in 
welchem  die  Spulen  4 — 4  in  den  Kurzschluß  treten,  dar.  Diese 
MMK-Kurve  weist  jedesmal  die  gleiche  räumliche  Lage  und  Gestalt 
auf,  wenn  sich  der  Anker  um  eine  Strecke  ßn  gedreht  hat;  somit 
in  den  Zeitmomenten  *  =  0,  t  =  ^T,  <  =  f  T  und  t  =  T.  Teilen  wir 
die  Kurzschlußzone,  die  zwischen  den  Endlagen  S  und  S'  der 
Spulen  sich  erstreckt,  in  drei  Strecken  von  der  Breite  ß^  ein,  so  ist, 
wie  ein  Blick  in  Fig.  332b  und  333  b  lehrt,  die  totale  MMK  über 
der  ersten  und  letzten  Strecke  ßp  der  Kurzschlußzone  gleich 
(t  —  fei)  +  ßn)  ÄS  und  über  der  mittleren  Strecke  ßjy  gleich 
(t  —  &i>  +  ^D  +  f  ^d) -4S.  Zwischen  den  Zeitmomenten  t  =  0  und 
\T;  t  =  ^T  und  |r  und  t  =  ^T  und  T  ist  die  Änderung  des  Kraft- 
flusses durch  die  Spule  4 — 4  somit  bezw.  ( -jÄS'2k^'ßj), 

(ph±h±3.ß^yS.2X^ß.  .nä(^-^::^^J)ÄS.2X^.ß..     Die 

Mittelwerte  der  zwischen  den  genannten  Zeitmomenten  induzierten 
EMKe  verhalten  sich  somit  wie 

(t  — 6i)  +  /?i>):(T  — 6z)  +  /SD+|^D):(T-fei)  +  ^i>)- 
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Innerhalb  einer  ßo  breiten  Strecke  der  Kurzschliißzone  sind 
immer  drei  Spulenpaare  im  Kurzschluß  (Fig.  332  a).  Verläuft  der 
Kurzschlußstrom  geradlinig,  so  schicken  diese  Spulenpaare  durch 
die  Spule  4 — 4  einen  Kraftfluß,  dessen  Änderungsgeschwindigkeit 
konstant  ist.  Die  Momentanwerte  der  von  den  kurzgeschlossenen 
Spulen  induzierten  EMKe  sind  somit  bei  geradlinigem  Kurzschluß- 
strom über  der  Strecke  ßi)  konstant.  Sie  fallen  mit  den  gerechneten 
Mittelwerten  zusammen,  da  das  Feld  der  nicht  kurzgeschlossenen 
Spulen  sich  mit  dem  Anker  über  die  Strecke  ßn  mitbewegt  und  in 
dieser  Zeit  keine  EMK  induziert. 

Die  Mittelwerte  der  induzierten  EMKe  sind  für  die  ß^  breiten 
Strecken  der  Kurzschlußzone  nur  wenig  verschieden.  Da  weiter 
7  —  hi)-\-ßD  wenig  von  t  abweicht,  dürfen  wir  sagen:  bei  gerad- 
linigem Verlauf  des  Kurzschlußstromes  ist  der  Momentan- 
wert der  vom  Ankerquerfeld  induzierten  EMK  gleich: 

e^  =  2^'hvASX^10-'^Noit.      .     .    .    (72) 

und  konstant,  so  lange  X    konstant  ist. 

Ist  die  Bürstenbreite  nicht  genau  gleich  einer  ganzen  Zahl 
Lamellen,  so  läßt  sich  der  Vorgang  ebenfalls  verfolgen,  jedoch  ist 
dann  zu  beachten,  daß  die  MMK- Kurven  am  Anfang  und  Ende  des 
Kurzschlusses  verschieden  sind.  Das  Klammerglied  in  Gl.  71  weicht 
jedoch  auch  in  diesem  Falle  nicht  erheblich  von  1  ab,  so  daß  die 
Gl.  72  mit  genügender  Annäherung  allgemein  gültig  ist. 

Die  Momentanwerte  der  vom  Ankerfeld  induzierten  EMK  finden 
jedoch  nur  so  lange  ihren  Ausdruck  in  e^+«^,  als  der  Kurzschlußstrom 
geradlinig  verläuft.  Treten  zusätzliche  Ströme  auf,  so  kommt 
für  diese  bei  ihrer  Rückwirkung  auf  die  kurzgeschlossene  Spule  die 
volle  Selbstinduktion,  sowie  die  gegenseitige  Induktion  der  gleich- 
zeitig im  Kurzschluß  befindlichen  Spulenseiten  in  Betracht.  Hier- 
durch ändern  sich  die  momentanen  EMKe;  der  Mittelwert  wird  je- 
doch von  den  zusätzlichen  Strömen  nur  durch  gegenseitige  In- 
duktion und  daher  unwesentlich  beeinflußt. 

b)  Nntenanker.  Bei  Nutenankern  können  wir  die  gleichen 
Überlegungen  anstellen,  jedoch  ist  hier  statt  mit  dem  Stromvolumen 
zweier  übereinander  liegender  Spulenseiten  mit  dem  Stromvolumen 
einer  Nut  t^AS  zu  rechnen,  denn  erst  nach  einer  Verschiebung 
des  Ankers  um  eine  ganze  Zahnteilung  hat  der  magnetische  Wider- 
stand des  Ankerfeldes  wieder  denselben  Wert.  Es  wird  jetzt  e^  die 
mittlere  EMK  für  das  ganze  Stromvolumen  einer  Nut.  Für 
die   Reaktanzspannung   kommt   hier  die  Streuung   der  Stirnverbin- 
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düngen  und  die  Streuung  durch  die  Nut  und  über  einen  Teil  des 
Zahnkopfes  in  Betracht. 

Die  Leitfähigkeit   der  Nutenstreuung   ist   wie   früher  gerechnet 


1  =1,25 


r.J 


(73) 


Die  Leitfähigkeit  der  Spulenkopfstreuung  ist 

A.  =  0,46.1og,o(^) (74) 

WO  üg  den  Umfang  des  Spulenkopfes  bedeutet. 

Weiter  verläuft  noch  ein  kleiner  Streufluß  zwischen  den  Nuten- 
kanten, wie  in  Fig.  334  angegeben.  Die  Leitfähigkeit  dieses  Streu- 
flusses können  wir  etwa  gleich  setzen: 


A,,  =  0,92  log  ,0^^ 
Es  wird  dann 


(75) 


h.  =  K-\-K.  +  0,5X,f.     (76) 

i 

Sei  (P,  das  Streufeld  einer  Nut  pro 
1  cm  Ankerlänge,  so  ist 

0^  =  t^ÄSXy,     .      .      (77) 

Dieser  Kraftfluß  ändert  sich  wäh- 
rend  der  Zeit  Ty  von  —  $,  auf  +  *,• 


Fig.  334. 


VTT, 


N^ 


Die  mittlere  durch  das  Streufeld  in  den  -=,  Leitern    einer  Spule   in 

iL 


duzierte  EMK  ist  somit  gleich 

p      = * 7.1  0—9 


(78) 


Nach  Einsetzen  der  Werte  von  0,  (Gl.  77)  und  Ty  (S.  363,  Bd.  I) 
ergibt  sich  der  Mittelwert  der  Reaktanzspannung  einer  Spule 


«l  +  ft7>  — (p  — «JiJü 


10-« 


(79) 


Durch  das  Ankerquerfeld  und  das  Streufeld  der  kurzgeschlossenen 
Spule  wird  somit  in  einer  Spule  eine  EMK  induziert,  deren  über 
die  Kurzschlußzeit  Ty  gerechneter  Mittelwert  gleich  e^  +  ^r»  ^^^'  ^^ 
muß  nochmals  ausdrücklich  betont  werden,  daß  dieser  Mittelwert  sich 
auf  die  Kurzschlußzeit  der  Nut  bezieht.  ^ 

Füt   die  Funkenbildung   ist   nicht    der   Mittelwert  der 

Arnold,  Gleichstrommaschine.   II.   3.  Aufl.  1° 
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Reaktanzspannung,  sondern  der  Maximalwert  maßgebend. 
Obwohl  wir  späterhin  immer  mit  dem  Mittelwert  rechnen,  weil  die 
Rechnung  sehr  einfach  wird,  so  ist  es  doch  in  vielen  Fällen,  besonders 
wenn  vier  und  mehr  Spulenseiten  in  einer  Nut  liegen  und  außerdem 
die  Bedingungen  für  die  Kommutation  ungünstige  sind,  notwendig, 

den  Maximalwert  der  Re- 
aktanzspannung zu  ermit- 
teln. Wir  können  diese 
Spannung  jedoch  nur  be- 
rechnen, wenn  wir  den 
zeitlichen  Verlauf  des  Kurz- 
schlußstromes  kennen,  wir 
wollen  daher  unseren  Rech- 
nungen die  Voraussetzung 
zugrunde  legen,  der  Kurz- 
schi ußstrom  verlaufe  ge- 
radlinig. 

Unter  dieser  Voraus- 
setzung ändert  das  ganze 
Stromvolumen  einer  Nut 
sich  nur  dann  geradlinig, 
wenn  die  übereinander- 
liegenden Spulenseiten 
gleichzeitig  in  den  Kui'z- 
schluß  treten  und  außerdem 
entweder  nur  zwei  Spulen- 
seiten in  einer  Nut  liegen 
oder,  sofern  mehr  als  zwei 
Spulenseiten  in  einer  Nut 
liegen,  die  Bürsten  nicht 
mehr  als  eine  Lamelle  be- 
decken. In  allen  anderen 
Fällen  verläuft  das  Kurz- 
schlußstromvolumen einer 
Nut  nicht  geradlinig  und  es  wird  die  Reaktanzspannung  einen 
Maximalwert  aufweisen.  Den  Maximalwert  und  die  Momen- 
tanwerte der  in  einer  kurzgeschlossenen  Spule  induzierten 
EMK  können  wir  finden,  indem  wir  die  zeitliche  Änderung  des 
Stromvolumens  einer  Nut  betrachten. 

In  Fig.  335  ist  der  Fall  aufgezeiclmet,  in  welchem  in  einer 
Nut  vier  Spulenseiten  liegen,  die  in  gleichen  Zeitabschnitten  nach- 
einander in  den  Kurzschluß  treten.  Die  Bürste  ist  2,5  Lamellen 
breit,  denn  eine  Kurzschlußstromkurve  (1 — 1,    2—2)  erstreckt  sich 
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Über  5  Felder,  von  denen  jedes  einer  halben  Lamellenteilung  ent- 
spricht. Der  Verlauf  der  Kurzschlußströme  in  den  verschiedenen 
Spulenseiten  wird  in  Abhängigkeit  von  der  Kurzschlußzeit  durch 
die  Geraden  1 — 1,  2 — 2,  3 — 3  und  4 — 4  angegeben,  wobei  1 — 1 
und  3 — 3  den  durch  die  positive  und  2 — 2,  4 — 4  den  durch  die 
negative  Bürste  kurzgeschlossenen  Spulen  entsprechen  soll.  Die 
Kurve  ÄBCDE  stellt  die  Änderung  des  Stromvolumens  einer  Nut 
während  des  Kurzschlusses,  bezogen  auf  die  X — X  Achse,  dar. 

Würde  das  Stromvolumen  sich  nach  der  Gerade  ACE  ändern, 
so  hätten  wir  dieselben  Verhältnisse  wie  bei  einem  glatten  Anker 
und  geradlinigem  Kurzschlußstrom,  d.  h.  die  vom  Anker-  und  Streu- 
feld induzierte  EMK  wäre  während  des  Kurzschlusses  konstant 
und  gleich  ^^ 

Es  ist  e^  die  vom  Ankerquerfeld  B^  =  2X^AS  und  e^^  die  vom 
Streufelde  ^,  =  ^i  äSIn»  induzierte  EMK. 

Beim  glatten  Anker  haben  wir  gefunden,  daß  die  gegenseitige 
Induktion  des  geradlinigen  Kurzschlußstromes  der  gleichzeitig  im 
Kurzschluß  befindlichen  Spulen  Null  oder  doch  sehr  klein  ist.  Das- 
selbe gilt  hier  für  die  Stromvolumen  benachbarter  Nuten,  d.  h.  ändern 
sich  die  Stromvolumeix  der  gleichzeitig  kurzgeschlossenen  Spulen  be- 
nachbarter Nuten  geradlinig,  so  dürfen  wir  die  gegenseitige  Induk- 
tion zwischen  den  Leitern  der  benachbarten  Nuten  vernachlässigen. 

Die  Abweichungen  des  Stromvolumens  vom  geradlinigen  Verlauf 
müssen  wir  in  bezug  auf  das  erzeugte  Feld  als  zusätzliche  Kurzschluß- 
ströme des  geradlinigen  Stromvolumens  auffassen.  Während  die 
gegenseitige  Induktion  der  geradlinig  verlaufenden  Stromvolumen  be- 
nachbarten Nuten  durch  die  Bewegung  der  nicht  kurzgeschlossenen 
Leiter  bezw.  durch  die  Bewegung  ihrer  MMK-Kurve  kompensiert 
wird,  kann  die  gegenseitige  Induktion  der  zusätzlichen  Stromvolumen 
nicht  kompensiert  werden.  Für  letztere  kommt  also  nicht  die  Streu- 
induktion, sondern  die  gesamte  Selbstinduktion  und  die  gegenseitige 
Induktion  in  Betracht.  Da  wir  somit  für  die  geradlinigen  und  die 
zusätzlichen  Kurzschlußstromvolumen  mit  verschiedenen  Induktions- 
koeffizienten*)  rechnen  müssen,  teilen  wir  in  Fig.  335  das  Strom- 
volumen der  Nut  in  zwei  Teile:  in  einen  Teil,  welcher  dem  gerad- 
linigen Verlauf  ACE  und  einen  Teil,  welcher  dem  zusätzlichen 
Stromvolumen  entspricht.  Die  Ordinaten  der  schraffierten  Flächen 
entsprechen  dem  zusätzlichen  Stromvolumen. 

")  Ein  Unterschied  zwischen  dem  Koeffizieuten  der  Selbstinduktion  des 
geradlinigen  und  dem  des  zusätzlichen  Stromes  ist  auch  in  Bd.  I  (s.  S.  412) 
gemacht.  Eingehend  wird  dieser  Unterschied  begründet  von  Dr.-Ing.  B.  Rü- 
de nb  er  g:  Theorie  der  Kommutation  in  üleichstromdynamomaschinen.  Samm- 
lung elektrotechn.  Vorträge  1907. 

18* 
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Die  durch  die  geradlinige  Ändemng  des  Stromvolnmens  indu- 
zierte EMK  ist  mit  dem  Streuinduktionskoeffizienten 

L,  =  0,5  (^y  l^  Xy.  10"*  Henry    ....     (80) 

zu  berechnen,  während  die  durch  die  Änderung  des  zusätzlichen 
Stromvolumens  induzierte  EMK  berechnet  werden  muß  mit  dem 
vollen  Selbstinduktionskoeffizienten 

I>A=0,5(D%,Ai,,10-«  Henr>'     ....     (81) 

Wir  wollen  zunächst  die  von  den  zusätzlichen  Stromvolumen 
der  benachbarten  kurzgeschlossenen  Nuten  induzierten  EMKe  außer 
Betracht  lassen  und  die  vom  geradlinigen  und  vom  zusätzlichen 
Kurzschlußvolumen  einer  Nut  induzierte  momentane  EMK  unter  der 
gemachten  Voraussetzung,  daß  der  Kurzschlußstrom  der  einzelnen 
Spulen  geradlinig  verläuft,  bestimmen. 

Die  vom  geradlinigen  Stromvolumen  induzierte  EMKist 

^r.-Lj^*" (82) 

Diese  E^IK  wird  in  Fig.  335  durch  den  Abstand  der  Geraden 
FQ  von  der  Nullachse  0—0  gegeben. 

Die  vom  zusätzlichen  Kurzschlußvolumen  induzierte 
EMK  ist: 


-»(^^-^^) («') 


Es  ist  u^  die  Anzahl  der  im  betrachteten  Moment  kurzge- 
schlossenen Spulen  der  Nut. 

Diese  EMK  wird  in  Fig.  335  durch  den  treppen  förmigen  Linien- 
zug I  dargestellt.     Es  ist  PQ  die  Nullachse  für  diese  Kurve. 

Die  Momentanwerte  der  resultierenden  EMK  werden  ebenfalls 
durch  die  Kurve  I  gegeben,  jedoch  auf  die  Achse  0 — 0  bezogen. 

Diese  resultierende  EMK  ergibt  sich  zu: 

2  u   i  f2Uti        2  u  i 


h 


k  +  bD-[^-^ßD 
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i[^l,vÄs)t,. 


10-«  + 


fr  +  bi>-[^-s)ßo 


ß 


10~«  = 


(84) 


wonn 


?+fe-')^S('-') 


ß 


(85) 


Die  Formel  84  gilt  allgemein  für  alle  Fälle  und  gibt  uns  für 
einen  beliebigen  Moment  der  Kurzschlußzeit  die  EMK  e^,  wenn  wir 
«j  gleich  der  Zahl  der  in  diesem  Moment  kurzgeschlossenen  Spulen- 
seiten der  betrachteten  Nut  setzen. 

h         u 
Ist  ~^>-^ — l+€i  80  tritt  die  maximale  EMK  allgemein  in 

der  Mitte  des  Kurzschlusses  auf.    Es  ist  dann  ftlr  die  Mitte  des  Kurz- 
schlusses   Uj^  =  u^,      Für   diesen   Fall   wird    die  Konstante    Cn  für 

Parallelwicklung  und  unverkürzte  Spulenweite  \y^= \-l 

u 

Ca=--— (86) 


und  e  =  0) 


ß 

Diese  Konstante   ist   für    u^  =  4,    q 
ii„  =  6  und  tt„  =  8  in  Fig.  336  in  Ab 


hangigkeit      der     Bürstendeckung 
aufgetragen. 


ß 


'''  }<"2 


1  -(-e,    so    tritt  die 


maximale  induzierte  EMK  nicht  immer 
in  der  Mitte  des  Kurzschlusses  auf  und 
es  ist  stets  u^^  <i  t*^.  Man  erhält  in  die- 
sen Fällen  nur  einen  richtigen  Einblick, 
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wenn    man    die  Kurve   der   induzierten  EMKe   in  der  in  Fig.  335 
angegebenen  Weise  aufträgt. 

Wir  wollen  jetzt  die  von  den  Stromvolumen  der  benach- 
barten kurzgeschlossenen  Nuten  in  den  Spulen  der  be- 
trachteten Nut  induzierten  EMKe  ermitteln.  Derjenige  Teil 
der  Kurven,  welcher  den  Verlauf  des  Stromvolumens  der  benach- 
barten Nuten  darstellt  und  der  innerhalb  der  Kurzschlußzeit  der 
betrachteten  Nut  liegt,  ist  in  Fig.  335  punktiert  eingezeichnet  {a  K  L 
und  M  N  e).  Die  vom  geradlinigen  Kurzschlußvolumen  der  benach- 
barten Nuten  induzierten  EMKe  sind  zu  vernachlässigen ;  wir  müssen 
somit  hier  nur  die  vom  zusätzlichen  Stromvolumen  induzierten  EMKe 
betrachten.  Das  zusätzliche  Stromvolumen  der  benachbarten  Nuten 
ist  in  Fig.  335  durch  die  Linienzüge  a  k  C  und  Cn  e  gegeben. 

Die  Koeffizienten  der  gegenseitigen  Induktion  haben  wir  früher 
(Bd.  I,  S.  379  und  404)  berechnet,  sie  lassen  sich  auch  aus  Versuchen, 

die  von  Dr.-Ing.  H.  Niebuhr^)  am 
E.T.  I.  zu  Karlsruhe  ausgeführt  wur- 
den, ermitteln.  Das  Ergebnis  dieser 
Versuche  ist  in  Fig.  337  dargestellt. 
Die  mit  L  bezeichnete  Kurve 
stellt  die  Änderung  der  Selbstinduk- 
tion mit  der  Periodenzahl  dar.  Die 
Selbstinduktion  wurde  unter  Ein- 
führung des  normalen  Betriebstro- 
mes in  die  Spule  0  bestimmt  (Anker 
außerhalb  des  Magnetgestells).  Der 
Ordinatenmaßstab  ist  so  gewählt, 
daß  die  Ordinate  1  der  Selbstinduk- 
tion bei  50  Perioden  entspricht.  Wie 
ersichtlich,  ist  die  Änderung  nicht 
groß,  sie  beträgt  bei  Änderung  von 
50  auf  1750  Perioden  ca.  5%.  Die 
anderen  Kurven  stellen  die  schein- 
bare Selbstinduktion  der  Spule  0 
in  Abhängigkeit  von  der  Perioden- 
zahl dar,  wenn  bezw.  die  Spulen 
4',  4,  1',  2  und  1  widerstandslos  kurzgeschlossen  sind. 

Das  Verhältnis  der  scheinbaren  zur  wirklichen  Selbstinduktion 
wollen  wir  als  Dämpfungsfaktor  k^  bezeichnen.  Er  ist  abhängig 
von  der  Lage  der  betrachteten  Nut  zu  den  übrigen  kurzgeschlos- 
senen Nuten,  von  der  Periodenzahl,    dem  Widerstände  des    Strom- 

*)  Experimentaluntersuchungen  über  die  Selbstinduktion  in  Nuten  ge- 
betteter Spulen  bei  hoher  Frequenz.     Berlin  1907.     Julius  Springer. 
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Fig.  337. 
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kreises  der  kurzgeschlossenen  Spulen  und  der  magnetischen  und 
elektrischen  Leitfähigkeit  der  im  Bereiche  des  von  der  betrachteten 
Spule  erzeugten  Magnetfeldes  liegenden  Metallteile.  Die  Dämpfung 
ist  groß,  wenn  die  betrachtete  Spule  mit  mehreren  kui'zgeschlossenen 
Spulen  in  einer  Nut  liegt,  wenn  die  Periodenzahl  groß,  der  Übergangs- 
widerstand der  Bürsten  klein  und  massive  Metallteile  in  der  Nähe  sind. 

Über  etwa  700  Perioden  zeigen  die  Kurven  einen  annäherend 
konstanten  Wert  des  Dämpfungsfaktors.  Dieser  beträgt,  wenn  eine 
Spule  in  der  gleichen  Nut  kurzgeschlossen  ist,  ca.  0,35,  wenn  eine 
Spule  in  der  benachbarten  Nute  kurzgeschlossen  ist,  ca.  0,82  und 
wenn  eine  Spule  in  der  übernächsten  Nut  kurzgeschlossen  ist,  ca.  0,90. 

Da  der  Schließungswiderstand  der  Spulen  auf  die  Dämpfung 
einen  gi'oßen  Einfluß  hat  und  die  Spulen  bei  der  Kommutation  über 
den  verhältnismäßig  großen  Übergangswiderstand  am  Kommutator 
kurzgeschlossen  sind,  wird  die  Dämpfung  bei  der  Kommutation 
kleiner  sein  und  zwar  bei  Kohlenbürsten  kleiner  als  bei  Kupferbürsten. 

Die  Kurven  der  Fig.  337  entsprechen  bestimmten  Verhältnissen^) 
und  einer  verhältnismäßig  kleinen  Nutenteilung.  Bei  größerer  Nuten- 
teilung wird  die  Dämpfung  etwas  kleiner  bezw.  k^  etwas  größer  werden. 

Der  Koeffizient  der  gegenseitigen  Induktion  Mi^^  ergibt  sich  aus 
der  Gleichung  ^  g  2 


©+- 


CO 

Der  Faktor  ka,  ist  abhängig  von  der  Periodenzahl  c  =  —  und 

dem  Verhältnis  des  Widerstandes  B^  der  Sekundärspule  zu  ihrem 
Selbstinduktionskoeffizienten.  Dieses  Verhältnis  ändert  sich  mit  der 
Periodenzahl,  es  muß  daher  k^j  experimentell  bestimmt  werden.  Da 
L^  =  L^  =  Ln  gesetzt  werden  darf,  erhalten  wir  dann 

Die  auf  diese  Art  von  Dr.-Ing.  H.  Niebuhr'*^)  experimentell  be- 
stimmten Werte  sind  größer  als  die  früher  (Bd.  I,  S.  404)  berechneten.^) 

Für  die  graphische  Darstellung  wurde  in  Fig.  335  Mi^<g  =  0,3  Lx 
gewählt.  Wir  erhalten  dann  für  die  induzierten  EMKe  der  gegen- 
seitigen Induktion  der  Leiter  benachbarter  Nuten  auf  die  Leiter  der 
betrachteten  Nut  die  punktierte  Kurve  II  (in  bezug  auf  die  Achse 
PQ).     In  unserem  Beispiel  tritt  eine  Dämpfung  auf,  welche  einfach 

*)  Der  für  den  Versuch  verwendete  vierpolig  bewickelte  Anker  hat 
folgende  Abmessungen:  Durchmesser  29  cm,  Eisenlänge  10  cm  plus  ein  Luft- 
schlitz  von  1  cm,  Nutenzahl  53,  Nutenteilung  17,2  mm,  Nutentiefe  26  mm, 
Nutenweite  7,2  mm.  —  ^)  1.  c.  —  ^)  Siehe  Tabellen  im  Nachtrag. 


Digitized  by 


Google 


280  Vierzehntes  Kapitel. 

ZU  berücksichtigen  wäre,  indem  wir  Aa-,  mit  einem  Koeffizienten  <  1 
multiplizierten.  Dies  ist  jedoch  nicht  allgemein  zulässig.  Ist  z.  B. 
in  unserem  Fall  die  Bürstenbreite  etwas  kleiner  als  2,6  Lamellen- 
teilungen, so  tritt  in  der  Mitte  der  Kurzschlußzone  der  betrachteten 
Nut  keine  Dämpfung  auf.  In  vielen  Fällen  tritt,  auch  bei  praktisch 
vorkommenden  Bürstenbreiten,  eine  Erhöhung  der  maximalen  EMK 
durch  die  gegenseitige  Induktion  auf.  Diese  Vorgänge  sind  im  all- 
gemeinen nur  zu  verfolgen,  wenn  man  ein  Schema  ähnlich  dem- 
jenigen der  Fig.  335  aufzeichnet.  Für  unsere  normalen  Berechnungen 
wollen  wir  die  gegenseitige  Induktion  des  zusätzlichen  Stromvolu- 
mens benachbarter  Nuten  außer  Betracht  lassen. 

Wollen  wir  nun  die  durch  das  Streufeld  der  Spulen  indu- 
zierten EMKe  kompensieren,  so  ist  bei  dieser  Vernachlässigung  ein 
Feld  erforderlich,  welches  die  gleiche  treppenförmige  Gestalt  wie 
die  Kurve  I  Fig.  335  hat.  Da  es  jedoch  nicht  möglich  ist,  dem  kommu- 
tierenden  Feld  eine  treppenförmige  Gestalt  zu  geben,  und  zwar  auch 
bei  Anwendung  von  Wendepolen  nicht,  so  kann  die  Bedingung 
e^  —  {e^  +  O  =  ^  nicht  dauernd ,  sondern  nur  während  einzelnen 
Momenten  der  Kurzschlußzeit  erfüllt  werden.  Wir  erhalten  daher 
keine  geradlinige  Kommutation,  sondern  es  werden  zusätzliche  Kurz- 
schlußströme auftreten,  die  um  so  größer  w^erden,  je  größer  Cy  ist, 
es  soll  daher  bei  großen  Werten  der  mittleren  Reaktanz- 
spannung   die  Konstante  Cj^  klein  bezw.  Null  sein. 

Verlaufen  die  Kurzschlußströme  der  einzelnen  Spulen  nicht, 
wie  bisher  angenommen,  geradlinig,  so  wird  die  maximale  Keak- 
tanzspannung  durch  die  zusätzlichen  Kurzschlußströme  der  einzelnen 
Spulen  im  allgemeinen  vergrößert  werden,  jedoch  üben  diese  Kurz- 
schlußströme (s.  Bd.  I,  S.  393)  eine  dämpfende  Wirkung  aufeinander 
aus,  so  daß  dadurch  das  Maximum  um  so  mehr  begrenzt  wird,  je 
kleiner  der  Faktor  k^  ist.  Die  Wirkung  und  der  Einfluß  dieser 
zusätzlichen  Kurzschlußströme  ist  jedoch  der  Rechnung  nicht  zu- 
gänglich, weil  wir  die  Größe  und  den  zeitlichen  Verlauf  dieser 
Ströme  nicht  kennen.  Wie  kompliziert  die  Vorgänge  in  Wirklichkeit 
sind,  zeigen  die  Fig.  345  und  347,  welche  den  zeitlichen  Verlauf  der 
Kurzschlußspannung  Je  darstellen.  Auf  diesen  Verlauf  haben  auch 
die  Schwingungen  und  Schwankungen  des  Feldes  (Oberfelder)  die  bei 
Zahnankern  immer  vorhanden  sind,  erheblichen  Einfluß.  Wir  müssen 
uns  daher  bei  unseren  Rechnungen  auf  den  geradlinigen  Kurzschluß- 
strom beschränken. 

Gegenüber  der  in  Band  I  aufgestellten  Theorie  besteht  der 
Unterschied  im  wesentlichen  darin,  daß  wir  die  Leitfähigkeit  des 
Streuflusses  (kj^^)  nur  über  die  halbe  Zahnteilung  rechnen  und  daß 
der  Berechnung  der  Kurzschlußspannung  die  mittlere  Reaktanzspan- 


Digitized  by 


Google 


Berechnung  des  Wendefeldes  und  der  Wendepole.  281 

nnng  einer  Spule  zugrunde  gelegt  und  von  der  umständliehen  Berech- 
nung der  maximalen  Kurzschlußspannung  abgesehen  wird.  Bei 
schwierigen  Kommutation^verhältnissen  wird  dagegen  die  maximale 
Reaktanzspannung  einer  Spule  berechnet. 

65.  Berechnung  des  Wendefeldes  und  der  Wendepole. 

In  den  meisten  Fällen  genügt  es,  das  Wendefeld  über  die 
ganze  Kurzschlußzone  konstant  zu  machen,  und  zwar  so  groß,  daß 
die  mittlere  EMK  e^^  kompensiert  wird.  Die  erforderliche  Feld- 
stärke wird  dann 

für  2i> Wendepole   B„,=    lLiA^^^^i.^2ÄS'xJ^'P^^     (87) 

für  p  Wendepole     B^,  =  —^-'-~^^^^+2ÄSk^,  ^^^-^  (87a) 

Ist  der  Wicklungsschritt  stark  verkürzt,  so  ist  an  Stelle  von 
—  ßj)m  diese  Formeln  I ^ißn  einzusetzen. 

Die  Leitfähigkeit  X^is  unter  dem  Wendepol  und  in  der  Luft  wurde 
gleich  angenommen,  da,  wie  ein  Blick  auf  die  Fig.  334  S.  273  zeigt,  kj.^ 
unter  dem  Wendepol  nicht  wesentlich  von  k^^  in  der  Luft  abweicht. 

Es  ist 
'..-^.  +  ^.,  +  0,5».f-l,25(-^  +  i  +  i  +  ^-Hi_  +  i)4. 

+  0.92  log„^-  + 0,23  i  log,.  (^) (88) 

Die  Wendepol  breite  b^  ist  so  zu  wählen,  daß  annähernd 
K  =  f^  +  bD-{^—e)ßn (89) 

Es  ist  €  =  4:  —  f  1  +     —  y^  j  und  das  Vorzeichen  ist  so  zu  wählen , 

daß  €  positiv  wird. 

Um  die  seitliche  Streuung  auszunützen,  wird  jedoch  öfters  h^ 
kleiner,  als  Gl.  89  ergibt,  genommen.   (Siehe  S.  286,  letzter  Absatz.) 

Ist  die  Spulenweite  nicht  verkürzt  und  liegen  2p  Bürstensätze 
auf,  so  kann  man  schreiben 

&,^f,  +  6D— "/?i> (90) 

Die  ideelle  Wendepolbreite  ist 

Ki=K-\-i.^K (91) 
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Die  Wendepollänge  l^  wird  öfters  kleiner  als  die  Anker- 
länge gewählt,  und  zwar  um  einerseits  die  Windungslänge  der 
Wendepolwicklung  zu  verkleinem,  andererseits  um  ein  stabileres 
Wendefeld  zu  erhalten. 

Ist  /^  erheblich   kürzer  als  Z^,    so  wird  die  ideelle  Wende- 

pollänge  /„,==/„  + 3<J„ (92) 

Der  Luftkraftfluß  unter  dem  Wendepol  ist  jetzt  gleich 

^.a-KiKiLi-S„,{b„-\-4,&dJil„  +  3dJ     .     (93) 
Der  Kraftfluß  in  den  Wendepolschenkeln 

Oj^  ist  der  Streukoeffizient  der  Wendepole  (Bd.  I,  S.  566). 
Er  liegt  meistens  zwischen  1,3  und  1,6,  kann  aber  bei  langen  und 
breiten  Polschenkeln  mit  langen  Erregerspulen  erheblich  größer  werden. 

Die     Induktion     im    Wendepolschenkel    JB^^  =  ^r^^  ist 

klein  zu  wählen,  damit  die  Magnetisierungskurve  des  Wendepol- 
krcises  annähernd  geradlinig  verläuft.  Es  soll  daher  bei  Verwen- 
dung von  Schmiedeeisen  oder  Stahlguß  mit  der  Induktion  nicht 
über  12000  gegangen  werden.  Auch  soll  das  Joch  nicht  stark 
gesättigt  werden. 

Die  Kraftflußverteilnng  bei  der  Anordnung  von  2  p  WeAde- 
polen  ist  derartig,  daß  der  Wendepolkraftfluß  sich  im  Joch  und 
Anker  in  gleichen  Teilen  nach  links  und  rechts  wendet  und  sich 
durch  die  benachbarten  (ungleichnamigen)  Wendepole  schließt. 

Die  Kraftflüsse  im  Joch  und  im  Anker  sind  somit  zwischen 
dem  Wendepol  und  dem  gleichnamigen  Hauptpol 

*;'=2(*„-^„J     und     $;'  =  i- ($,-*„ J    (95a) 

und  zwischen   dem  Wendepol  und  dem  ungleichnamigen  Hauptpol 

Die  erforderliche  Amperewindungszahl  ÄW^  eines  Wende- 
polpaares bei  Anordnung  von  2p  Wendepolen  ergibt  sich  zu: 

AW^  =  tAS-{-äWx, (96) 

worin 

AWy=  ÄW^,+  AWl^+ÄW^^^  +  AW^'  -  AWJ'  +  AWf-AW;     (97) 

Es  ist 

AW:  =atvj  .  4l_  AW!  =aw!  •  l  L 


'  a    —  ^**^a         2  ^^«  >     "~"""7         2       "'■'■ 
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AW:'  =  aw'' 


2     **'" 


AW."  =aw;' 


2  "'^'' 


wenn  L^^  und 


L^j  die  Längen  der  mittleren  Kraftlinie  im  Anker 


bezw.  im  Joch  zwischen  zwei  benachbarten  Wendepolen  sind,  aw 
bezeichnet  die  Ampere  Windungen  pro  Zentimeter  Kraftlinienlänge, 
welche  der  durch  den  betreffenden  Kraftfluß  (bezw.  $^',  0^",  0j\ 
0!*)  bedingten  Induktion  des  betrachteten  Querschnittes  entsprechen. 

Die  Ki*aitflußverteilnDg  bei  der  Anordnung  von  p  Wende- 
polen ist  derartig,  daß,  wenn  die  Sättigungen  der  Maschine  nicht  zu 
hoch  sind  und  der  Wende- 
polkraftfluß im  Verhältnis 
zum  Hauptkraftfluß  nicht 
zu  groß  ist,  man  auch 
annehmen  darf,  daß  sich 
der  Wendepolkraftfluß  im 
Joch  und  Anker  in  glei- 
chen Teilen  nach  links 
und  rechts  wendet.  Der 
Wendepolkraftfluß  schließt 
sich  durch  die  benachbar- 
ten Hauptpole  (Fig.  338). 

Betrachten  wir  die  Fig.  338,  welche  den  Fall  darstellt,  daß  alle 
AV endepole  Nordpole  sind,  so  sehen  wir,  daß  in  dem  gezeichneten 
Teil  die  Induktionen  links  von  der  Linie  AB  erhöht  und  die  Induk- 
tionen rechts  von  der  Linie  AB  verkleinert  werden.  Versehen  wir 
die  Kraftflüsse  links  von  J.^  mit  einem  Strich  und  die  rechts  von 
AB  mit  zwei  Strichen,  so  kann  man  schreiben 


Fig.  338. 
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Hieraus  ergeben  sich  die  Induktionen  und  die  Amperewindungen 
für  die  verschiedenen  Kreisteile. 

Wir  bezeichnen  mit 

ZAW  =AW;  +AW;  +AWJ  +AWJ  -]-AW.\ 
2;AJr  =^AW,"  +  AWJ'  +  AWJ'  +  AWJ'  +  AW/ 

und       i:aw^  =  aw^^,  +  aw^,,+aw\^^. 
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In    Fig.    339    ist    der    gemein- 
schaftliche   Kreis    des    Haupt-     und 
-MW    1""^^^^    /^  Wendekraftflusses    schematisch    auf- 

f^AWj^     gezeichnet  und  die   MMKe  sind  ein- 
H?W/--V  getragen. 

^      VAS       fAS  ^  ^^^  den  Kreis  äBDCä  können 

Fig.  339.  ""^^  schreiben 

und  für  den  Kreis  ABFEA 

-^AW^  +  AW^-^AS==-2AW^'-\-2AW^. 
Hieraus  ergibt  sich 


und 


^^^.=    --^-2----+^^^.  +  !^^   .  .  .  (98) 
AW^=2AW-\-2AW" 


Es  entspricht  AW^  der  Amperewindungszahl  eines  Wendepoles 
und  --  AW^  der  Amperewindungszahl  eines  Hauptpoles. 


66.  Form  und  Starke  des  Wendefeldes. 

Wir  haben  früher  festgestellt,  daß  die  vom  Eigenfeld  induzierte 
EMK  nur  dann  konstant  ist,  wenn  wir  nur  zwei  Spulenseiten  in 
einer  Nut  haben,  die  gleichzeitig  in  den  Kurzschluß  treten  oder 
wenn  die  Bürstenbreite  gleich  oder  kleiner  ist  als  eine  Lamellen- 
teilung. In  allen  anderen  Fällen  hat  die  vom  Eigenfeld  induzierte 
EMK  e,.  Treppenform. 

Wenn  wir  nun  die  Bedingung  aufstellen,  daß  das  Wendefeld 
die  EMK  e^  in  jedem  Moment  kompensieren  soll,  so  ist  die  räum- 
liche Verteilung  des  Wendefeldes  eine  Funktion  der  momentan 
kurzgeschlossenen  Spulenseiten  u^.  Aus  den  Gl.  84  und  87  erhalten 
wir  für  die  erforderliche  Stärke  des  Wendefeldes,  wenn  wir  den 
Einfluß  der  Verkürzung  der  Spulenweite,  die  bei  Wendepolen  nur 
klein  sein  darf,  vernachlässigen  und  e  gleich  Null  setzen 

für  2p  Wendepole 

B„,=  2*,^A(:^'l+C^Y^-'^-''  h.J^2ASxJ^-  .  .  (99a) 
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für  p  Wendepole 


_2t,AS{X^,,  +  Ci!k2,.)2l                      21,-1^ 
S„t-  ~ — +24S/,„ 


(99  b) 


Es  ist  allgemein 


Cn= 


2   "'"V«.  /  ß  u. 


ß 


Es  ist  für  2p  Wendepole 

und  für  p  Wendepole 

Xy.  =  K.  +  ^ks  +  0,6  A, -f  +(Ä,- 1) X,,  2^- 


(100  a) 
(100  b) 


Die  Formeln  zur  Berechnung  von  l^^,  A^^  und  X^  stehen  auf 
Seite  290.     (Werte  für  k^  siehe  S.  293.) 

Man  hat  versucht,  den  treppenförmigen  Verlauf  des  Wendefeldes 
durch  besondere  Formgebung  des  Wendepolsehuhes  zu  erreichen. 
So  teilt  Dr.  Lehmann  (D.  R.P.  Nr.  160392)  die  Wendepolbreite 
in  verschiedene  einzelne  Teile. 
Bei  jedem  dieser  Teile  kann 
der  Abstand  vom  Anker  be- 
sonders eingestellt  werden. 
Eine  gute  Anlehnung  an  die 
treppenförmige  Kurve  erhält 
man  auch,  indem  man  den  Pol- 
bogen der  Wendepole  ver- 
hältnismäßig schmal  macht 
und  die  Polschuhe  schräg  stellt. 
In  Fig.  340  stellt  Kurve  I  die 
Feldkurve  des  geraden  Wende- 
pols dar.  Stellt  man  den 
Wendepolschuh  schräg,  so 
werden  in  den  Spulen  unter 
dem  Wendepole  EMKe  indu- 
ziert, w^elche  der  Feldkurve  II 
entsprechen.  Man  sieht,  daß  die  Feldkurve  II  allmählicher  abfällt 
als  die  Kurve  I. 

Die  Induktion  unter  dem  Wendepole  ist  bei  einer  derartigen 
Anordnung  entsprechend  der  maximalen  induzierten  EMK  in  Fig.  335 
einzustellen.   Diese  Induktion  ist  aus  61.  99a  und  99  b  zu  berechnen, 


Fig.  340. 
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indem  man  in  diese  Gleichungen  für  Uj^  die  maximale  Anzahl  der 
sich  pro  Nut  im  Kurzschluß  befindlichen  Spulenseiten  einsetzt. 

Man  erhält  in  diesem  Fall  für  Parallelwicklungen  mit  un- 
verkürzter Spulenweite  und  -i7>~^  —  1- 

(->s^ . 

ß 

Diese  Konstante  kann  der  Fig.  336,  S.  277  entnommen  werden. 

Stärke  des  Wendeieldes  für  eine  Stromdichte  gleich  Nnll  an 
der  ablaufenden  Bfirstenkante.  Wie  auf  S.  576,  Bd.  I  erläutert 
wurde,  ist  die  geradlinige  Kommutation  nicht  mehr  funkenfrei, 
wenn  die  effektive  Reaktanzspannung  e^  eine  gewisse  Grenze  (etwa 
1  Volt)  überschreitet.  Es  muß  dann  das  Wendefeld  derart  vei-stärkt 
werden,  daß  die  Stromdichte  unter  der  ablaufenden  Lamelle  klein 
bezw.  gleich  Null  wird,  ohne  jedoch  die  Stromdichte  an  der  auf- 
laufenden Bürstenkante  unzulässig  zu  erhöhen.  In  diesem  Fall  ist 
es  zweckmäßig,  mit  einem  nach  der  Polmitte  oder  nach  der  Aus- 
trittkante zu  wachsenden  Wendefelde  zu  kommutieren. 

Die  am  Ende  der  Kurzschlußzeit  erforderliche  zusätzliche  EMK 
ist  nach  Bd.  I,  S.  676 

und  die  zusätzliche  Feldstärke 

Die  Gleichung  für  S  (Gl.  121)  findet  man  auf  Seite  293. 

Diese  Feldstärke  B^^  ist  zu  derjenigen  zu  addieren ,  die  wir  aus 
Gl.  99  a  oder  99  b  erhalten,  indem  wir  in  den  Ausdruck  für  Cy  den 
dem  Ende  der  Kurzschlußzeit  entsprechenden  Wert  von  u^  einsetzen, 
um  die  gesamte  am  Ende  der  Kurzschlußzeit  erforderliche  Stärke 
des  Wendefeldes  zu  erhalten. 

Sofern  diese  Feldstärke  den  größten  Wert  besitzt,  erweist  es 
sich  als  vorteilhaft,  bei  einem  Generator  die  Bürsten  um  so  viel 
gegen  die  Drehrichtung,  bezogen  auf  die  Wendepolmitte,  zu  ver- 
stellen, daß  eine  Spule  annähernd  unter  der  Mitte  des  Wendepoles, 
also  im  stärksten  Felde,  aus  dem  Kurzschluß  und  außerhalb  des 
Wendepoles,   d.  h.  im  Streufeld  desselben,  in  den  Kurzschluß  tritt. 

Aus  obigen  Darlegungen  geht  her\'or,  daß  die  Wendepole  nach 
zwei  (Gesichtspunkten  geformt  werden  können,    entweder  breit  für 
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ein  konstantes  Wendefeld,  oder  sehmal  mit  in  der  Kommutiemngs- 
zone  veränderlichem  Feld.  Je  größer  die  Konstante  Cx  ist,  um  so 
mehr  erscheint  die  letztere  Form  als  geeignet. 

67.  Stabilität  des  Wendefeldes. 

Stehen  die  Bürsten  genau  unter  der  Mitte  des  Wendepols  und 
verläuft  das  Kurzschlußvolumen  einer  Nut  geradlinig,  so  üben  die 
kurzgeschlossenen  Spulen  nur  eine  längsmagnetisierende  Wirkung 
auf  die  Wendepole  aus.  Sobald  jedoch  die  Bürste  nicht  genau 
unter  der  Mitte  des  W^endepols  steht  oder  zusätzliche  Kurzschluß- 
ströme auftreten,  tritt  eine  Quermagnetisierung  und  Ver- 
drehung des  Wendefeldes  auf.  Abgesehen  von  dem  Fall,  in 
welchem  das  zusätzliche  Kurzschlußstromvolumen  außerordentlich 
groß  ist,  tritt  die  größte  quermagnetisierende  Wirkung  des  Anker- 
feldes dann  auf,  wenn  die  Bürste  unter  der  Kante  oder  außer- 
halb des  Wendepols  steht.  Es  sind  dann  die  quermagnetisieren- 
den  Amperewindungen  gleich  b^ÄS.  Da  die  Bürsten  meistens  nicht 
genau  in  der  Mitte  des  Wendepols  stehen  und  im  allgemeinen  zu- 
sätzliche Kurzschlußströme  auftreten,  so  wird  immer  eine  Quer- 
magnetisierung vorhanden    sein  und  wir   finden  in  dem  Verhältnis 

äW 
~ — j''    ein  Maß  für  diese  Quermagnetisierung.    Die  Bürstenstellung 

Uf 

wird  um  so  empfindlicher  sein,  je  kleiner  dieses  Verhältnis  ist.  Es 
ist  zu  empfehlen 

t^s>'^''^^' (^«^) 

zu  machen. 

Aus  dieser  Überlegung  geht  der  Vorteil  einer  Verkleinerung 
der  Wendepollänge  hervor.  Durch  diese  Verkleinerung  wächst 
AW^j^  und  somit  die  Stabilität  des  Feldes,  während  das  Gewicht 
des  Wendepolkupfers  nur  wenig  beeinflußt  wird,  da  mit  zunehmen- 
der Windungszahl  die  Windungslänge  abnimmt^). 

Um  die  quermagnetisierende  Wirkung  zu  verkleinern,  kann 
auch  der  magnetische  Widerstand  für  den  Querfluß  erhöht  werden, 
indem  man  den  Wendepol  in  der  Längsrichtung  bis  zu  einer  Tiefe 
von  etwa  6  bis  12  cm  oder  noch  tiefer  aufschlitzt. 


^)  Siehe  auch  W.  Oolschlftger,  ETZ  1907,  S.  257. 


Digitized  by 


Google 


288  Vierzehntes  Kapitel. 

68.  Nachrechnung  der  Maschine  bezüglich  Kommutierang. 

a)  Maschinen  ohne  künstliche  Kommntation.  Bei  Maschinen 
ohne  künstliche  Eommutation  wollen  wir  zur  Prüfung  der 
Kommatation  die  Kurzschlußspannung  und  die  effektive  Re- 
aktanzspannung berechnen. 

Als  Kurzschlußspannung  haben  wir  die  mittlere EMK,  welche 
in  der  maximalen  Anzahl  der  zwischen  den  Bürstenkanten  kurz- 
geschlossenen Spulen  induziert  wird,  bezeichnet.  Stehen  die  Bürsten 
in  der  neutralen  Zone,  so  wird  diese  EMK  mit  Ae^  bezeichnet,  sie 
wird  um  so  größer,  je  größer  die  Belastung  der  Maschine  ist.  Stellt 
man  dagegen  die  Bürsten  so  ein,  daß  die  Kurzschlußspannung  bei 
Vollast  gleich,  aber  entgegengesetzt  gerichtet  derjenigen  bei  Leerlauf 
ist,  so  wird  sie  mit  Ae^  bezeichnet. 

Als  effektive  Reaktanzspannung^)  haben  wir  die  EMK  be- 
zeichnet,, welche  vom  Eigenfeld  in  derjenigen  Spule  induziert  wird, 
die  als  letzte  der  Nut  in  den  Kurzschluß  tritt,  und  zwar  in  dem 
Momente,  in  welchem  sie  den  Kurzschluß  verläßt. 

Die  Formeln  für  diese  EMKe  lauten 


Je,^2S,[^l,vÄs)  l—J^-——^x\io-*\olt    (102a) 


^e„  =  S,[^l,vAs)  ( '^-'^^^  +  ;,  \iO-«  Volt    (102b) 

e.^Ul+pjf[^l,vÄs)k,h,10-'yolt.     .     (103) 

Setzt  man  /*,^  =  1,25  und  ä^  =  0,80,  so  wird 

e.  =  {l+pjf[^hvÄSJh.'10-^yolt    ,     .     (104) 

Bei  schwierigen  Kommutationsverhältnissen  ist  noch  das  Ver- 
hältnis der  maximalen  zur  mittleren  Reaktanzspannung  einer  Spule 
(bei  der  Annahme  geradliniger  Kommutation  in  jeder  Spule)  zu 
prüfen.     Dieses  Verhältnis  ist 

^El±^^ (105) 

^Nb 

^)  Da  abweichend  von  den  in  Bd.  I  gegebenen  Berechnungen  jetzt  die 
mittlere  und  die  maximale  Reaktanzspannung  einer  Spule  berechnet  wird,  wäre 
es  besser,  der  Spannung  tf,,  die  mit  den  beiden  ersten  in  keiner  bestimmten 
Beziehung  steht,  einen  anderen  Xamen  zu  geben.  Man  kann  c,  die  Funken- 
spannung  nennen. 
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worin  «*  +  K_i)^r_'^(l_,) 

ß 

Es   ist   für   i«;t   ^i®   maximale   Anzahl   der  gleichzeitig  kurz- 
geschlossenen Spulenseiten  einer  Nut  einzusetzen. 

h        u 
Ist  -f^-^  —  1  + «,  so  ist  ttfc  =  w„  zu  setzen.    Für  diesen  Fall 

wird  die  Konstante  Cn 

r 

Dieser  Wert   ist   für  verschiedene  Werte  von  w^  der  Fig.  337 
S.  278  zu  entnehmen. 

Es  ist  in  den  obigen  Formeln: 
Sj^   =  maximale   Anzahl    der   zwischen    den   Bürstenkanten    kurz- 
geschlossenen  Spulen  =(-5-)    — , 

\ßJ-\-  Ä 

p^  =  Anzahl  der  aufeinander  folgenden  weggelassenen  gleichnamigen 

Bürsten, 
h^    =  auf  Parallelwicklung  reduzierte  Bürstenbreite  (S.  360,  Bd  I), 

D 
hj)  =  auf  den  Ankerumfang  reduzierte  Bürstenbreite  =  6^  77- ii^  ^^^^ 

ßü  =  auf  den  Ankerumfang  reduzierte  Lamellenteilung  ßjr-  in  cm, 

fj     =  Nutenteilung  in  cm, 

N 

—  l^v  AS' 10'~^  =  Ankerkonstante, 

IC 

ks»  =  Leitfähigkeit    des    vom   Stromvolumen    einer   Nut    hervorge- 
rufenen Streufeldes,  auf  1  cm  Ankerlänge  reduziert, 

^•A"/ ==  Leitfähigkeit   des  vom  Stromvolumen  einer   Nut    hervorge- 
rufenen totalen  Eigenfeldes,   auf  1  cm  Ankerlänge  reduziert, 

Ai,  =  Leitfähigkeit  des  vom  Strome  einer  Spule  hervorgerufenen 
totalen  Eigenfeldes,  auf  1  cm  Ankerlänge  reduziert. 

Arnold,  Qlcichstrommaschine.   1 1.  2.  Auf 1 .  19 
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Für  Nutenanker  ist 

h'.  =  K  +  h.  +  0,5xJf-       .     (106) 


h',  =  K.-\-h.+  0,bX,f     .     (107) 

#        '  i 

^ß-  341-  Es  ist  für  die  Nut  nach  Fig.  341 

A^=l,25(/-  +  'i  +  'i  +  -   ^_[«     +^)      .(109a) 

\3*"8  »8  »8  »'i+^8  ^l^' 

und  für  die  offene  Nut 

;„.  =  1,25 fft„-^  +  ^  +  ^+-^ '■"-  +  -«-)    .  (110a) 

^„.=  1.25(Ä„.-r.+^^)     .     .     .     .(110b) 

Es  ist  für  Drahtwicklungen  ä„  =  0,6  bis  0,8  und  für  Stabwick- 
lungen Ä^^O. 

(111) 

(112) 


und 


bezw. 


71 L 


;.,.  =  0,921og,o,;^ 


;,,  =  0,921og,o 


2r, 


A.=  0,461og,o("y') (113) 

lg  C^.  1,4  t  -(-  5  cm  und  U^  =  Umfang  eines  Spulenkopfes. 
Für  ?.g  kann  man  annähernd  0,8  setzen. 

d 
Das  Glied  tj^-\-hD ßn  ist  nur  dann  richtig,  wenn  die  Spulen- 
weite unverkürzt  ist  (^1=  - -|"  ^  )  tind  2p  Bürstensätze  aufliegen.  All- 
gemein soll  das  Glied  heißen 


worin 


'=±^(-+f-4 
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Das  Vorzeichen  ist  immer  so  zu  wählen,  daß  e  positiv  ist. 
X  =  Leitfähigkeit  des  Ankerfeldes  in  der  neutralen  Zone  für  1  cm 
Ankerlänge,  und  zwar  A^^,  wenn  die  Bürsten  in  der  neutralen  Zone 
stehen,  während  mit  X^^  die  Leitfähigkeit  bezeichnet  ist,  wenn  man 
die  Bürsten  aus  der  neutralen  Zone  verstellt. 

Die  Leitfähigkeit  X^  kann,  wie  auf  Seite  461,  Bd.  I  erörtert, 
entweder  nach  der  Formel 

'J.   A  .VJ  T h 

(114) 


K- 


1,6<J, 


AS    .  T  — b. 


berechnet  werden,  oder  ist,  wenn  man  sich  mit  einem  annähernden 
Wert  begnügt,  den  Kurven  Fig.  342  und  343  zu  entnehmen. 
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Fig.  342.    Kurven  für  l.,^v, 
In  diesen  Kurven  ist 


Fig.  343.    Kurven  für  X^o- 


(115) 


Zulässige  Werte  von  e^  und  Ae.  Für  die  zulässigen  Werte  von  e^ 
sei  auf  S.  536,  Bd.  I  verwiesen.  Wenn  möglich  soll  e,<0,5  bis  0,6 
Volt  sein. 

Für  Ae  ergeben  sich  etwa  folgende  zulässige  Werte: 
für  Hauptschlußmaschinen   mit  Bürstenstellung   in    der  geometrisch 

neutralen  Zone 

Ae^  bis  12  Volt, 

für  Nebenschlußmaschinen  mit  Bürstenstellung  in  der  geometrisch- 
neutralen  Zone 

Je^  bis  10  Volt, 

19* 
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für  Nebenschlußmaschinen  mit  verstellten  Bürsten 

Ae^  bis  9  Volt. 

Die  Berechnung  der  Eurzschlußspannnng  und  der  effektiven 
Reaktanzspannung  ermöglicht  noch  kein  endgültiges  Urteil  über  die 
Güte  der  Kommutation,  da  diese  noch  von  vielen  anderen  Faktoren 
abhängt,  wie  im  Kapitel  24,  Bd.  I  ausführlich  erörtert  ist. 

b)  Maschinen  mit  künstlicher  Kommutation.  Zur  Prüfung  der 
Kommutation  bei  Maschinen  mit  Wendepolen  trägt  man  die  vor- 
handene Feldstärke  unter  dem  Wendepol  in  Abhängigkeit  von  dem 
Belastungsstrom  (Magnetisierungskurve  des  Wendepolkreises)  und 
die  für  eine  geradlinige  Kommutation  erforderliche  Feldstärke 
in  Abhängigkeit  von  dem  Belastungsstrom  auf.  Letztere  Abhängig- 
keit ist  aus  der  Formel  87  oder  87a,  S.  281,  zu  berechnen  und  gibt 
somit  eine  geradlinige  Funktion.  Aus  der  größten  Ordinatendifferenz 
beider  Kurven  ergibt  sich  der  größte  Feldfehler  AB^^.  Dadurch 
wird  eine  Kurzschlußspannung  induziert 

Ae^  =  S^^l^vAB^i\0-^Yo\t,     .     .     .     (116) 

welche  kleiner  als  etwa  10  Volt  sein  soll. 

Weiter  ist  auch  hier  die  Kommutation  auf  die  effektive 
Reaktanzspannung*)  zu  prüfen. 

Es  ist  nach  GL  104,  S.  288,  wenn  2p  Bürstensätze  vorhanden 
sind  {p^  =  0) 

e,  =  ^{~l.vÄSJXLs'10-^Yolt     .     .     .     (117) 
bei  Anwendung  von  2p  Wendepolen  ist 

h,=K.+K.+KT+{K--^)K!f   •    •    (118) 

bei  Anordnung  von  p  Wendepolen 

h.==K.+K,+K\  +  iK--^)K.^^  ■   •   (119) 

Die  Werte  von  A„,,  A^,  und  A,  sind  auf  S.  290  gegeben. 

Das  letzte  Glied  der  Gleichungen  118  und  119  stellt  die  Er- 
höhung der  Leitfähigkeit  durch  die  Anwesenheit  der  Wendepole 
dar.  Es  ist  k^^  Xj^^  die  Leitfähigkeit  der  Zahnkopfstreuung  (d.  h.  der 
Zahnkopfstreufluß  pro  Amp.  und  1  cm  Länge  der  Nut)  unter  dem 
Wendepol.   Nach  Versuchen  von  Dr. -Ing.  H.  Niebuhr*)  am  hiesigen 

*)  Gleichung  199,  S.  585,  Bd.  I  bezieht  sich  nur  auf  den  Fall,  daß  2p 
Wendepole  angeordnet  sind  und  die  Wendepollänß:e  gleich  der  Ankerlftnge  ist. 
Die  obigen  Gl.  116  und  117  gelten  allgemein.    (Siehe  auch  Fußnote  S.  288). 

-;  1.  c.  siehe  Fußnote  S.  278. 
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E.  T.  I.  tritt  bei  Anwesenheit  von  massivem  Eisen  und  kleinem 
Abstand  von  Eisen  und  Leiter  oder  direkter  Berührung  stets  eine 
Erhöhung  des  Zahnkopfstreuflusses  ein,  d.  h.  die  Erhöhung  der 
Leitfähigkeit  des  Eigenfeldes  überwiegt  den  Einfluß  der  Dämpfung. 
Bei  größerem  Abstand 
von  Eisen  und  Leiter 
ist  es  umgekehrt  und 
es  überwiegt  der  Ein- 
fluß der  Dämpfung  die 
Erhöhung  der  Leitfähig- 
keit. Diese  Erscheinung 
ist  gut  aus  Fig.  344 
zu  ersehen,  in  welcher 
der  Faktor  k^  in  Ab- 
hängigkeit von  der  Lage 
der  Spule  in  der  Kom- 
mutierungszone aufgetragen  ist.  Für  k^  =  l  halten  sich  der  Einfluß 
der  Dämpfung  und  die  Erhöhung  der  Leitfähigkeit  das  Gleichgewicht. 
Im  allgemeinen  kann  man  für  massive  Wendepole  Ä^^l,2  setzen. 
Geschieht  die  Abschaltung  des  Stromes  durch  besondere  vor- 
geschobene Bürsten,    so    berücksichtigt   man  besser  die  Bedingung 

^^'^>1 (120) 


Fig.  344. 


Ä  = 


100'vAbS 


wonn 


6'=  0,5  (^)V^Ax.  10-8 Henry      .     .     .     (121) 


und  Iß  die  Länge  der  abschaltenden  Bürste. 

Man  könnte  nach  Gl.  120  glauben,  daß  eine  kleine  Bürstenlänge  Iß 
anzustreben  sei,  um  Ä  möglichst  groß  zu  machen.  Man  muß  jedoch 
berücksichtigen,  daß  die  vom  zusätzlichen  Strome  bedingte  Strom- 
dichte und  Energiedichte  ein  bestimmtes  Maß  nicht  überschreiten  darf. 

69.  Einige  experimentell  ermittelte  Kommutationskurven. 

Um  sich  Rechenschaft  davon  zu  geben,  wie  der  zeitliche  Ver- 
lauf der  Kurzschlußspannung  sich  in  Wirklichkeit  gestaltet,  wurde 
die  Potentialdifferenz  zwischen  zwei  den  Bürstenkanten  parallel 
liegenden  Hilfsbürsten  in  verschiedenen  Zeitmomenten  gemessen. 
Die  so  gemessenen  Werte  geben  uns  nicht  die  exakten  Momentan- 
werte von  Je,  es  wäre  der  Einfluß  des  Ohm' sehen  Spannungs- 
abfalles in  der  Ankerspule  und  den  Zuleitungen  zum  Kommutator 
noch  zu  berücksichtigen.  Diese  Spannungsabfälle  sind  jedoch 
gegenüber   den    gemessenen  Potentialdifferenzen  klein,    so  daß  die 
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gemessenen  Kurven  mit  großer  Annäherung  ein  Bild  der  Änderung 
von  Ae  geben.  Die  Aufnahme  geschah  mittelst  des  auf  Seite  783, 
Bd.  I  beschriebenen  Kontaktapparates  und  an  der  ebenfalls  dort 
beschriebenen  zweipoligen  Wendepolmaschine.  Die  Scheibe  des 
Kontaktgebers  ist  in  360  Teile  eingeteilt,  die  Btirstenbreite  entspricht 
12,  die  Lamellenbreite  mit  Isolation  8  und  die  Isolation  0,5  Teilen. 
Die  Bürstenbreite  ist  somit  genau  gleich  1,5  Lamellenteilungen.  Wenn 
eine  der  Hilfsbürsten  auf  die  Lamellenisolation  aufläuft,  so  wird 
der  Meßstromkreis  unterbrochen.  Diese  Unterbrechung  erfolgt  zwei- 
mal während  des  Durchlaufens  einer  Lamelle  unter  der  Hilfsbürste, 
nämlich  das  eine  Mal  bei  der  ablaufenden,  das  andere  Mal  bei 
der  auflaufenden  Kante.  Die  Zeit  des  Durchlaufens  einer  Lamelle 
unter  der  Bürste  entspricht  einer  Periode  des  Vorganges.  Während 
der  einen  Hälfte  dieser  Periode  sind  zwei  Spulen  zwischen  den  Bürsten- 
kanten kurzgeschlossen  und  während  der  anderen  Hälfte  nur  eine. 


Fig.  345.     Je -Kurve  einer  Maschine  ohne  Wendepole. 

Fig.  345  zeigt  die  gemessenen  Potentialdifferenzen  für  den  Fall, 
daß  keine  Wendepole  vorhanden  waren.  Die  Bürste  ist  um  18,2® 
aus  der  geometrisch  Neutralen  ins  Feld  verschoben  und  der  Be- 
lastungsstrom beträgt  12,5  Amp.  Die  Momentanwerte  sind  zum  Teil 
negativ,  der  Mittelwert  bleibt  aber  positiv.  Auffallend  groß  ist  die 
Verschiedenheit  zwischen  Maximalwert  und  Mittelwert.  Durch 
Planimetrierung  ergibt  sich  der  Mittelwert  {A — Ä)  zu  0,138,  die 
direkte  Messung  mit  einem  Millivoltmeter  ergab  nur  0,08  Volt  {B — B), 
Die  Abweichung  erklärt  sich  durch  den  Einfluß  der  Selbstinduktion 
des  Instrumentes,  welche  bei  der  außerordentlich  hohen  Perioden- 
zahl sehr  groß  ist.  Es  geht  daraus  hervor,  daß  die  Messung  der  mittleren 
Potentialdifferenz  zwischen  den  Bürstenkanten  mit  einem  Millivolt- 
meter nicht  zuverlässig  ist  und  daß  die  maximale  für  die  Funken- 
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bildung   maßgebende   Potentialdifferenz 
ein  Mehrfaches  der  mittleren  sein  kann. 

Fig.  346  (Kurve  J)  zeigt  die  Poten- 
tialdifferenz zweier  benachbarter  La- 
mellen, während  sie  unter  der  Bürste 
durchlaufen.  Durch  richtige  Übereinan- 
derlagerung  zweier  solcher  Kurven  läßt 
sich  die  A  e- Kurve  aus  diesen  ent- 
wickeln, Kurve  II  Fig.  34G  stellt  die 
zugehörige  Feldkurve  bei  abgehobenen 
Bürsten  dar. 

Fig.  347  Kurve  I  zeigt  die  Ae- 
Kurve  bei  der  Maschine  mit  Wende- 
polen. Der  Ankerstrom  beträgt  13,5 
Amp.,  der  Erregerstrom  der  Wendepole  23  Amp.  Die  Kurve  zeigt 
einen  regelmäßigen  Charakter;  die  Schwankung  der  Momentanwerte 
ist  geringer  und  folglich  auch  die  Übereinstimmung  zwischen  plani- 
metriertem  (punktierte  Linie)  und  gemessenem  Mittelwert  eine  gute. 


Fig.  346. 
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Fig.  347.     Je- Kurve  einer  Maschine  mit  Wendepolen. 


Die  Stellungen,  in  welchen  der  Meßstromkreis  unterbrochen 
worden  ist,  lassen  sich  aus  der  Figur  gut  erkennen.  Die  Potential- 
differenz geht  hier  nicht  ganz  auf  Null  zurück  infolge  mangelnder 
Isolierung  und  Verunreinigung  des  Kommutators  durch  Kohlen-  und 
Metallstaub. 
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Fig.  348  zeigt  für  die  gleichen  Verhältnisse  die  Potentialdifferenz 
zweier  benachbarter  Lamellen,  während  sie  unter  den  Bürsten  vor- 
beilaufen. 
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Fig.  348. 


j#        m         m        m         jx 

Fig.  349.    Feldkurve  des  Wendepols. 


»$ 


Die  Kurve  II  Fig.  347  wurde  mit  abgehobenen  Bürsten  auf- 
genommen. Hierbei  wurden  die  Wendepole  mit  17,9  Amp.  erregt. 
Diese  Erregung  erzeugt  allein  ungefähr  dasselbe  Wendefeld,  wie 
die  Anker-  und  Wendeamperewindungen  zusammen  bei  der  Auf- 
nahme der  Kurve  I 

Fig.  349  stellt  die  bei  dieser  Erregung  mit  besonderer  Prtif- 
spule  gemessene  Form  des  W^endefeldes  dar. 

70.  Berechnung  der  Polschuhform  und  der  Feldkurven, 

In  den  meisten  Fällen  wird  man  die  Vorausberechnung  einer 
Maschine  abschließen,  ohne  die  Polschuhform  und  die  Feldkurven 
zu  berechnen,  indem  man  sich  erfahrungsgemäß  an  bekannte  Pol- 
formen anlehnt.  In  manchen  Fällen,  namentlich  wenn  die  ge- 
gebenen Verhältnisse  für  eine  funkenfreie  Kommutation  ungünstig 
liegen,  ist  es  jedoch  erwünscht,  die  Form  des  kommu tierenden 
Feldes  genauer  zu  studieren. 

Um  die  Feld  kurven  bei  Leerlauf  und  Belastung  richtig  voraus- 
berechnen zu  können,  muß  die  Bürstenstellung  vorher  bekannt 
sein.  Die  Bürsten  Stellung  hängt  aber  wiederum  vom  Felde  ab, 
so  daß  die  Feldkun'en  nur  durch  schätzungsweises  Vorgehen  er- 
mittelt werden  können.  Hierzu  kommt  noch  der  Umstand,  daß 
man  den  Polspitzen  die  günstigste  Form  geben  will.  Die  Polspitze 
ist  also  auch  nicht  bekannt  und  muß  zuerst  berechnet  werden. 
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Die  Vorausberechnung  einer  Polspitze  ist  ziemlich  umständlich, 
wenn  die  Spitze  stark  gesättigt  ist,  und  da  eine  solche  Berechnung 
außerdem  nur  eine  Annäherung  sein  kann,  so  ist  sie  nur  dort  zu 
empfehlen,  wo  besonderer  Wert  auf  die  Form  der  Polspitze  gelegt 
werden  muß. 

Man  fängt  mit  der  Berechnung  des  erforderlichen  kommu- 
tierenden  Feldes  an.  Will  man  die  Bürsten  so  einstellen,  daß  die 
Kurzschlußspannung  bei  Leerlauf  und  Vollast  gleich  ist,  so  ist  das 
erforderliche  kommutierende  Feld 


^  •  ^Na 


\-i,A  ■     ■     (J22) 


Es  muß  k^  vorläufig  geschätzt  werden,  und  dafür  geben  die 
Kurven  Fig.  342  und  343  S.  291  gute  Anhaltspunkte. 

Es  wird  nun  die  Form  des  Polschuhes  vorläufig  angenommen. 
Diese  muß  den  angenommenen  ideellen  Polbogen  besitzen  und  das 
gewünschte  kommutierende  Feld  liefern.  Der  Abstand  zwischen 
den  Polspitzen  eines  Poles  ist  bei  nicht  gesättigten  Spitzen  je  nach 
ihrer  Abschrägung  bis  zu  2  cm  größer  als  der  ideelle  Polbogen 
und  bei  gesättigten  Spitzen  bis  zu  3  cm  größer. 

Femer  macht  man 
zweckmäßig  die  Abschrä- 
gung der  Polspitze  an  der 
Eintrittseite  so  groß,  daß 
die  Kommutierungszone 
ein  wenig  außerhalb  des 
äußersten  Teiles  der 
Spitze  fällt. 

Wir  werden  die  rich- 
tige Wahl  der  Polspitze 
getroffen  haben,  wenn 


1,6  a, 


(123) 


wo  für  ^1,  (Jj,  a^  und  h^  (Fig.  350)  die  Abmessungen  der  Kraft- 
röhren, die  von  den  Polen  zur  Mitte  der  Kommutierungszone  gehen, 
einzuführen  sind. 

Gewöhnlich  ist  3,  lang  im  Verhältnis  zu  d^  und  -^  ist  gegen- 

über  -~  zu  vernachlässigen.  Es  ist  dann  3^  unmittelbar  aus  der 
Formel 
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\  = 


AW,^ÄW^-AW,     ö. 


(124) 


zu  berechnen. 

Die  Amperewindungen  AW^  für  den  Luftspalt  und  AW^  für 
die  Zähne  sind  bekannt.  Die  Amperewindungen  AW^  für  die 
zwei  Polspitzen  kann  man  wählen;  denn  es  ist  stets  möglich, 
durch  richtige  Dimensionierung  der  Polspitze  den  angenommenen 
Wert  einzuhalten.  AW^  wählt  man  am  besten  mit  Rücksicht 
auf  die  quermagnetisierenden  Amperewindungen  h^AS,  und  zwar 
kommt  die  Sättigung  der  Polspitze  erst  recht  zur  Wirkung,   wenn 

AW^>0,bh.AS. 

An  Hand  der  be- 
rechneten Größen  (J^  und 
h^  und  unter  Annahme 
einer  2,5  bis  6  cm  langen 
Abschrägung  der  Pol- 
spitze können  wir  die 
vorläufige  Polschuhform 
und  für  die  angenom- 
mene Bürstenstellung  die 


Gl.  114,  S.  291  berechnen. 


Leitfähigkeit 
Es  ist  (vergl.  Fig.  351) 

AW„ 


nach 


2-^5 


lßd„ 


T—K 


1,6(5, 


Wenn  die  in  dieser  Weise  gefundene  Leitfähigkeit  X^  nicht  mit 
dem  angenommenen  Wert  übereinstimmt,  so  muß  die  Form  der 
Polspitze  dementsprechend  abgeändert  werden.  —  Ist  die  Form 
der  unteren  Begrenzung  der  Polspitze  festgelegt,  so  gehen  wir 
zur  Berechnung  ihrer  Stärke  über. 

Bekannt  ist  hier  die  Ampere windungszahl  —{AWi-\-AW^,   die 

auf    jede   Kraftröhre    zwischen   Magnetkern    und  Ankerkern    wirkt. 

Ferner  sind  die  Amperewindungen  ^  ^^p  für  die  Polspitze  bekannt. 

Es   wirken    somit    auf    den   Teil    einer  Kraftröhre    in    der  Kommu- 
tierungszone,  der  durch   die  Luft  verläuft,    die  Amperewindungen 

^^-{AW,-\-AW^-AW^), 

Nehmen  wir  der  Einfachheit  halber  an,  daß  die  Amperewindungen 
für  die  Polspitzo   sich   gleichmäßig  über  die  Länge  derselben  ver- 
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teilen,  so  kennt  man  auch  die  MMK,  die  auf  jede  zwischen  Pol- 
spitze und  Armaturoberfläche  verlaufende  Röhre  wirkt. 

Aus  der  Übertrittscharakteristik  ist  jetzt  zu  bestimmen, 
wie  groß  die  Induktion  an  verschiedenen  Stellen  der  Ankerober- 
fläche ist  (s.  S.  322,  Bd.  I),  und  hieraus  kann  wieder  der  Kraftfluß 
0j ,  (Pj ,  $8  iißw.  in  jedem  Querschnitt  der  Polspitze  ermittelt  werden. 

ÄW 
Indem  fem  er  die  MMK  pro  cm  Länge  der  Polspitze  gleich  -  ^  be- 

kannt  ist,  so  kann  die  dieser  Amperewindungszahl  entsprechende 
Induktion  B^  der  Magnetisierungskurve  des  Polschuhmaterials  ent- 

0  0  0 

nommen   werden.     Q=  — ^,  Q=  — ^,  Q=  — ^  usw.  geben  uns  die 

-D„  x>„  x>„ 

p  p  p 

Querschnitte  der  Polspitze  an  den  verschiedenen  Stellen;  aus  diesen 
ergeben  sich  wieder  die  Stärke  und  Form  der  Spitze.  Man  wird 
sich  aber  nicht  streng  an  die  durch  diese  Rechnung  erhaltene  Form 
halten,  sondern  dieselbe  mit  Bezug  auf  die  Herstellung  des  Pol- 
schuhes etwas  abändern.  Doch  darf  die  Gesamtzahl  der  Ampere- 
windungen ^äW^   sich    nur   wenig    ändern.     Man   wählt    die    Be- 

grenzungslinien  möglichst  geradlinig. 

Mit  guter  Annäherung  kann  man  die  Form  des  Polschuhes 
auch  in  folgender  einfacheren  Weise  festlegen. 


ÄW 
Man  wählt  das  Verhältnis  - — -^  und    bestimmt    zunächst    die 

h^ÄS 

Größe  des  Kraftflusses,  welcher  aus  der  Polspitze  tritt.    In  Fig.  352 

ist   dieser  Kraftfluß  gleich   den  Kraftflüssen  der  Röhren  I  und  IL 

Die    Leitfähigkeit    dieser    Röhren    pro    cm    Ankerlänge    ist    bezw. 

Xj  =  1,25  -7^    und   kii=  1,25 -^-  und  somit 

Weiter  bestimmen  wir  den  Kraftfluß  durch  das  Rohr  Uly  indem 
^111  = 


"'''^  _lHi^    ^drK 


3  2 


^)  ^j  =  Länge  der  Begrenzungslinie  der  linken  Seite  der  Kraftröhre  bjn. 
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setzen.     Der  Kraftflaß  durch  das  Rohr  III  wird  dann 

indem  wir  die  mittlere  auf  dieses  Rohr  wirkende  MMK  gleich 

2 

setzen. 

Der    totale   KraftfluJJ    durch    den    Querschnitt    AB   ist   gleich 

AW 
^j+ ^j/+ *jjj  und  da  aM7^  =  -^  und    somit   auch    B^  bekannt 

ist,  finden  wir  den  Querschnitt  AB  gleich  - . 

Über  die  Gestalt,  welche  der  oberen  Begrenzung  zu  geben  ist, 

gibt  Fig.  353  Aufschluß.    In  dieser  Figur  sind  die  Polschuhformen 

für  vei'schiedene  Polschuhsättigungen   aufgezeichnet,    und    zwar  ist 

AW 
das  Verhältnis  - — -^    bezw.    1,    0,75,  0,5  und  0,26. 
u^-AS 

Die   Berechnung    dieser    Formen 
wurde  nach    der   oben    beschriebenen 
C'äu     genaueren  Methode  durchgeführt,  und 
zwar  unter  folgenden  Voraussetzungen : 
-Bj  =  8500;    -B,  =  20000    (im    Mittel); 
0  =  0,5  cm;   ^^^  =  1,22;  ^Fj  +  ^Tf;  = 
(y^Q^      10340;  b^  AS  =ß900.   Die  Größen  ent- 
sprechen   Verhältnissen,    wie    sie    bei 
größeren  normalen  Maschinen  gebräuch- 
lich sind.  Bei  starken  Sättigungen  wer- 
C'0,7J     den    die    Querschnitte  des  Polschuhes 
klein,  und  es  ist  in   diesem  Falle  zu 
I  empfehlen,  einen  Teil  der  Bleche  weg- 

^.^        zulassen.      Wird     die    Hälfte     der 

Bleche    weggelassen,     so    ist    die 

Fig.  353.  HöhejedesPolschuhquerschnittes 

doppelt  so  groß  zu  machen. 
Ist    die   Form    des  Polschuhes    festgelegt,    so    kann  die  Feld-  * 
kurve    bei  Leerlauf   aufgezeichnet  werden.     Die  Feldkurve  ver- 
läuft   über    den    Polbogen  b  fast    horizontal;    unter  den  Polspitzen 
fällt  sie  langsam  ab. 
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Bei  der  Berechnung  der  Feldkurve  bei  Belastung  geht 
man  in  der  Weise  vor,  daB  man  die  neutrale  Zone  des  Zusatzfeldes 
(den  Wert  g)  schätzt,  welches  über  das  Feld  bei  Leerlauf  super- 
poniert  werden  muß,  um  das  Feld  bei  Belastung  zu  erhalten.  Mit 
Hilfe  der  Übertrittcharakteristiken  für  die  Mitte  des  Polschuhes  und 
für  die  beiden  Polspitzen  kann  nach  dem  im  Abschnitt  89,  Bd.  I 
gezeigten  Verfahren  die  Feldstärke  in  jedem  Punkte  ermittelt  werden, 
und  man  kann  durch  Ausmessung  der  Fläche  dieser  Kurve  zwischen 
den  Bürsten  die  Größe  des  Kraftflusses  ^j^  bei  Belastung  nach- 
prüfen. Stimmt  sie  nicht  mit  der  gewünschten  überein,  so  muß  die 
neutrale  Zone  anders  gewählt  werden.  —  Hat  man  zuletzt  die 
richtige  Feldkurve  bei  Belastung  erhalten,  so  ergibt  sich  der  genaue 
Wert  für  die  Leitfähigkeit  X^  zu 

«      2  ÄS' 


wo  B^  die  Stärke  des  Zusatzfeldes  in  der  Kommutierungszone 
bedeutet.  Stimmt  dieser  aus  den  Feldkurven  genau  ermittelte  Wert 
von  X^  nicht  ganz  mit  dem  angenommenen  überein,  so  kann  die 
Bürste  ein  wenig  verschoben  werden,  bis  die  Feldstärke  B^  in  der 
Kommutierungszone  genau  mit  dem  Wert 

AS.f ^^-^ -f 

Übereinstimmt,  welcher  der  Leitfähigkeit  X^  der  Bürstenlage  ent- 
spricht. 

Ist  das  erreicht,  so  kennen  wir  die  Form  des  Polschuhes  wie 
die  Lage  der  Bürsten  und  können  die  Amperewindungen  AW^  pro 
Kreis  nachprtifen. 
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71.  Festigkeit   des    Konstruktionsmaterials.    —    72.  Beanspruchung  durch  die 
Fliehkraft.  —  73.  Beanspruchung  der  verschiedenen  Konstruktionsteile. 

71.  Festigkeit  des  Konstruktionsmaterials. 

Als  Konstruktionsmaterial  gebraucht  man  bei  normalen  Ma- 
schinen hauptsächlich  Gußeisen,  Stahlguß,  Flußeisen  und  Flußstahl. 

Für  den  Ankerkörper  und  die  Kommutatorbtichse  kommt  vor- 
wiegend Gußeisen  oder  Stahlguß  in  Frage,  während  Flußeisen  und 
Stahl  für  Bolzen  und  derartige  Verbindungselemente  gebraucht  wird. 

Bei  raschlaufenden  Maschinen  wird  viel  Gebrauch  von 
Bronzesorten  hoher  Zugfestigkeit  gemacht.  Diese  Bronzen  können 
gleich  hoch  wie  Stahlguß  beansprucht  werden,  sind  jedoch  zuver- 
lässiger und  können  in  komplizierteren  Formen  hergestellt  werden, 
während  es  zu  empfehlen  ist,  Stahlgußteilen  eine  möglichst  ein- 
fache Form  zu  geben. 

Außerdem  ist  man  bei  verschiedenen  Konstruktionsteilen,  wie 
z.  ß.  bei  den  Wicklungskappen,  schon  deshalb  auf  Bronze  angewiesen, 
weil  ein  magnetisches  Material  hier  nicht  zu  empfehlen  ist. 

Die  Bronzen  sind  bedeutend  teuerer  als  Stahlguß  (Deltametall 
z.  B.  etwa  5  mal). 

Für  Drahtbänder  kommen  verschiedene  Drahtsorten  aus  Stahl 
oder  Bronze  in  Frage.  Nachstehende  Tabelle  gibt  die  Zugfestigkeit 
für  die  genannten  Materialien.^) 

Material  Zugfestigkeit  in  kg/cm* 

Gußeisen i  1200 — 1800 

Flußeisen I  3400—4400 

Stahlguß 3500—7000 

Flußstahl 4500—10000 

M  Nach  „Hütte". 
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Material 


Zugfestigkeit  in  kg/cm' 


Rotgufi 

Geschütz  bronze  .... 
Phosphorbronze  .... 
Deltametall 

Tiegelflußstahldraht    .     .     . 
Bessemerstahldraht  (blank) 
„  (geglüht) 

Bronzedraht       

Höpermetalldraht  (blank) 

(geglüht) 
Deltametalldraht     .... 

Messingdraht 

Siliziumbronzedraht    .     .     . 


2000 

3200 

4600 

3400—5800 


9000—19000 

6500 

4000—6000 

4600—7100 

14000 

6300 

bis  9800 

5000 

6500—8500 


72.  Beanspruchung  durch  die  Fliehkraft 

Die  Fliehkräfte  nehmen  bei  raschlaufenden  Maschinen  sehr 
große  Werte  an,  und  es  ist  deshalb  nötig,  die  Beanspruchung  der 
betreffenden  Konstruktionsteile  nachzuprüfen. 

Bezeichnen  wir  mit: 

r  den  Abstand  der  betrachteten  Masse  vom  Drehmittelpunkt 

in  cm, 
G  das  Gewicht  der  rotierenden  Masse  in  kg, 
so  ergibt  sich  die  Fliehkraft  zu 


^==^"(300^^ ^'''^ 


Man  sieht  hieraus,  daß  bei  raschlaufenden  Maschinen  die  Flieh- 
kraft schon  bei  kleinem  Gewichte  G  sehr  groß  werden  kann.  So 
ist  bei  3000  Touren  die  Fliehkraft,  die  durch  ein  Gewicht  von 
1  kg  in  einem  Abstand  von  1  cm  vom  Drehpunkt  hervorgerufen 
wird,  gleich  100  kg. 

Ist  die  rotierende  Masse  gleichmäßig  am  Umfang  eines  Zylinders 
verteilt  und  wird  die  Fliehkraft  durch  einen  Ring,  dessen  Dicke 
im  Verhältnis  zum  Durchmesser  klein  ist,  aufgenommen,  so  ruft  die 
betrachtete  Masse  in  dem  Ring  eine  Beanspruchung 


"=2;^'^^/*^™'- 


(127) 


hervor,    gleichgültig,    ob   die  Fliehkraft   den  Ring  von  außen  zieht 
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*/feJt* 


oder  von  innen  gegen  den  Ring  drückt.  Es  ist  F  der  Quer- 
schnitt des  Ringes  in  cm^  und  C  entspricht  der  Gl.  126. 

Wird  ein  ringförmiger  Körper  von  geringer  Dicke  nur  durch 
die  Fliehkraft  seiner  eigenen  Masse  beansprucht,  so  geht  die  Glei- 
chung, wenn  wir  für  C  seinen  Wert  (nach  Gl.  126)  und  das  Gewicht 
6r=  271  rJPy  10"' kg   setzen,    in   die  nachfolgende  Gleichung  über: 

ö  =  0,01  yv«  kg/cm* (128) 

Es  ist  y  das  spezifische  Gewicht  des  rotierenden  Körpers  und  v  die 
Umfangsgeschwindigkeit  in  m/sek. 

Wir  sehen  hieraus,  daß  bei 
einem  ringförmigen  Körper  die  Be- 
anspruchung durch  die  Fliehkraft 
seiner  eigenen  Masse  für  ein  bestimm- 
tes Material  nur  von  der  Umfangs- 
geschwindigkeit  abhängig  ist. 

Für  Eisen  können  wir  y^8, 
für  Kupfer  und  Bronze  y^9  setzen. 
Tragen  wir  die  Beanspruchung  nach 
Gl.  128  in  Abhängigkeit  von  v  auf, 
so  erhalten  wir  Fig.  354. 

Hat  der  Ring  eine  Dicke,  welche 
im  Verhältnis  zum  Durchmesser  be- 
deutend ist,  so  erhalten  wir  als  ge- 
~^  ^0  m/^  naue  Formel  für  die  maximale  Bean- 
spruchung durch  die  Fliehkraft  der 
Eigenmasse 


Fig.  354. 


,  =  0,01  yt;2{o,82+0,18(^*y}  kg/cm«,    .     (129) 


worin  D^  und  D^  bezw.  der  äußere  und  der  innere  Durchmesser 
des  Ringes  sind.  Diese  maximale  Beanspruchung  tritt  am  inneren 
Umfang  des  Ringes  auf.  Für  D^  =  D^  geht  diese  Gleichung  in  die 
Gl.  128  über,  während  wir  für  D^  =  0,  d.h.  für  eine  volle  Scheibe 


<^n.ax  =  0,01-0,82.yt;2 (130) 


erhalten.  Im  allgemeinen  wird  somit  die  maximale  Beanspruchung 
nicht  viel  von  dem  Wert  nach  Gl.  128  abweichen,  und  wir  können 
uns  deshalb  in  allen  Fällen,  in  welchen  es  sich  um  einen  ring- 
förmigen Körper  handelt,  der  Gl.  128  bedienen. 

Wird  ein  ringförmiger  Körper,  dessen  Dicke  im  Verhältnis 
zum  Durchmesser  bedeutend  ist,  durch  die  am  äußeren  Umfang 
wirkende  Fliehkraft  einer  gleichmäßig  verteilten  Masse  beansprucht, 
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SO  ist  die  hierdurch  hervorgerufene  maxiniale  Beanspruchung  des 
Ringes 

C         2 

Diese  maximale  Beanspruchung  tritt  am  inneren  Umfang  auf. 
Für  I>a  =  ^i  geht  die  Gl.  131  in  die  Gl.  127  über.    Für 
2>^  =  0,  d.  h.  für  eine  volle  Scheibe  wird 

^-=2^ •  (132). 

und  somit  zweimal  so  groß  als  die  Berechnung  nach  Formel  127  er- 
geben würde. 

Es  ist  somit  zweckmäßig,  sich  der  Formel  131  zu  bedienen, 
welche   für   einen   ringförmigen  Körper   allgemeine  Gültigkeit  hat. 

Wir  wollen  jetzt  die  Konstruktionsteile  einzeln  betrachten. 

73.  Beanspruchung  der  verschiedenen  Konstruktionsteile. 

Ankerkorper.  Beanspruchung  durch  die  Fliehkraft  des  Eigen- 
gewichtes =  0,08  V*.  Beanspruchung  durch  die  Fliehkraft  des  Anker- 
kupfers (Gewicht  6r^J  und  der  Zähne  (Gewicht  G^) 


i-nk^lh      \300J    ,4_-ö< 


kg /cm*'*. 
Die  gesamte  Beanspruchung 


4:-7ik^lh      VdOOj   .    ,    -Dj 

Wird  die  Wicklung  durch  Keile  gehalten,  so  beansprucht  das 
Gewicht  des  ganzen  Ankerkupfers  den  Ankerkörper.  Werden  da- 
gegen die  Stirnverbindungen  durch  Bandagen  oder  Metallkappen 
gegen  die  Fliehkraft  gesichert,  so  ist  in  Gl.  133  nur  das  Gewicht  des 
eingebetteten  Kupfers  einzusetzen.  Wird  die  Wicklung  ganz  durch 
Bandagen  gehalten,  so  nehmen  diese  die  ganze  Fliehkraft  der 
Wicklung  auf  und  es  ist  in  GL  133  Gj^^  =  0  zu  setzen. 

Zähne.  Der  Zahnfuß  wird  beansprucht  durch  die  Fliehkraft 
der  Zähne  und  des  Ankerkupfers.    Die  Beanspruchung  ergibt  sich  zu 
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Je  nachdem  die  Bandagen  die  ganze  Wicklung  oder  nur  die 
Stirn  Verbindungen  halten  oder  gar  keine  Bandagen  vorhanden  sind, 
ist  für  Gj^g^  Null,    das  Gewicht  des  eingebet- 
teten Kupfers    oder   das  Gewicht  des  gesam- 
ten Ankerkupfers  einzusetzen. 

Wird  die  Ankerwicklung  durch  Keile 
gegen  die  Wirkung  der  Fliehkraft  gesichert, 
so  wird  der  Zahnquerschnitt  AB  (Fig.  355)  auf 
Biegung  und  Scherung  beansprucht.  Die  durch 
das  Kupfergewicht  einer  Nut  hervorgerufene 
Fliehkraft  ist 


Fig.  355. 


Z-2    \300/ 


kg 


(135) 


Die  abscherende  Kraft  im  Querschnitt  AB  ist  -^  und  dasBiegungs- 
moment 


M==^'cd-- 
2 


:CA 


8 


—  kg  cm 


(136) 


Je  nachdem  die  Keile  die  Fliehkraft  des  ganzen  Kupfers  oder 
nur  des  eingebetteten  Kupfers  aufnehmen,  ist  für  6r^^  das  gesamte 
Kupfergewicht  oder  das  Gewicht  des  eingebetteten  Kupfers  ein- 
zusetzen. 

Das  Widerstandsmoment  des  Querschnitts  AB  ist  gleich 


Es  wird  somit  die  Biegungsbeanspruchung 


6-C„(r,-r,) 


—  —  = 


^  kg/cm* , 


die  Schubbeanspruchung 


und  man  findet  die  totale  Beanspruchung 


kg/cm*  . 


Es  ist 


o  =  0,35  öj  +  0,65  Vöj«  +  4  {a^ry  kg/cm* 
zulässige  Biegungsbeanspruchung 


°       1,3  X  zulässige  Schubbeanspruchung 
und  kann  für  Blech  etwa  gleich  1,1  genommen  werden. 


(137) 

(138) 

(139) 
(140) 
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Keile    (siehe  Fig.  355).     Das   maximale  ßiegungsmoment   des 
Keiles  ist  gleich: 

M=cJ-^^\,g  cm. 

Es  hat  0„  den  Wert  nach  Gl.  135. 

Ist  Ä^  die  Dicke  des  Keiles  und  nimmt  man  an,  daß  der  Keil 
über  eine  Länge  l^  aufliegt,  so  ist  das  Widerstandsmoment 

und  die  maximale  Beanspruchung  des  Keiles 

Für  Holzkeile    geht    man    mit   der   Beanspruchung   bis   etwa 
60  kg/cm*. 

Drahtbänder.    Die  Beanspruchung  der  Bandagen  ergibt  sich  zu: 


''''y^'+T^i-mf^^i^'^'  •  •  ^'''^ 


a 

Das  spezifische  Gewicht  y  ist  für  Stahldraht  =  8  und  für  Bronze- 
draht =  9  zu  setzen.  Es  ist  Fb  der  Querschnitt  sämtlicher  Bandagen. 

Je  nachdem  die  Bandagen  die  ganze  Wicklung  oder  nur  die 
Stirn  verbin  düngen  festhalten,  ist  für  G^^  das  totale  Gewicht  des 
Ankerkupfers  oder  nur  das  Gewicht  der  Stirnverbindungen  ein- 
zusetzen. 

Wicklnngskappen.  Die  Beanspruchung  ergibt  sich  für  Bronze- 
kappen zu 

<,-0.09.„-  +  |^-^(^»-^)'.     .     .     .     043) 

Es  ist  F^  der  Querschnitt  der  Kappen  und  G^^^  das  Gewicht 
der  Stimverbindungen. 

Romnmtatorlamellen.  Die  Fliehkraft  einer  Kommutatorlamelle 
ist  gleich 

'='--r-^{-zJ''<^ <'") 

worin  Gj^^  das  totale  Gewicht  des  Kommutatorkupfers  ist.  Sind 
die  Lamellen  nur  an  den  beiden  Enden  befestigt,  so  ist  das  maxi- 
male Biegungsmoment  einer  Lamelle 


3f=C,.-^ kg  cm. 


20* 
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Ist  ß^  die  mittlere  Dicke 
einer  Lamelle  und  h^  ihre  Höhe, 
so  ist  das  Widerstandsmoment 
einer  Lamelle 


Fig.  356. 


6    '^•"   ' 


und  die  maximale  Biegungsbeanspruchung 

a,  =  ^  kg/cm-. 


-lir 


M. 


Cih 


=  — —^  kff  cm 

max  g         © 


Für  den  Fall,  daß  der 
Kommutator  durch  2,  3  oder 
4  Schrumpfringe  zusammen- 
gehalten wird,  geben  die 
Fig.  357  die  maximalen 
Momente  an,  sowie  den 
Teil     der    Flieh- 

Cilj^  kraft    einer    La- 

max        ^Q     &  melle,  weicherauf 

jeden   Ring    aus- 
geübt wird. 


f~  : 

r' 

m   ^  g 

l 

t 

r- 

*Q 

«« 

m 

m 

M^ 


30 


kg  cm. 


Fig.  357. 
Die  Beanspruchung  ergibt  sich  hier  wieder  zu 

^t  =  -j|F  kg/cm-. 

Schrnmpfringe.  Bei  schnell  laufenden  Maschinen  werden  auf 
den  Kommutator  Schrumpf  ringe  aufgezogen. 

Fig.  358a    stellt   den    Schrumpfring    vor   dem  Aufziehen    und 

Fig.  358  b  den  auf  den  Kom- 
mutator aufgezogenen  Schrumpf- 
ring dar.  Der  Radius  des  Kom- 
mutators ist  nach  dem  Aufziehen 
des  Ringes  um  h  cm  kleiner  ge- 
worden, während  der  innere 
Radius  des  Ringes  um  a  cm 
größer  geworden  ist.  In  Fig.  358 


Fig.  858.     a  und  b. 
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sind  die  Stücke  a  und  h  der  Deutlichkeit  halber  unverhältnismäßig 
groß  gezeichnet. 

Nach  dem  Aufziehen  besteht  in  den  Lamellen  eine  Druck- 
spannung, während  der  Ring  auf  Zug  beansprucht  ist. 

Wir  wollen  diese  Zugbeanspruchung  im  Ring  mit  o^  bezeichnen. 
Dehnt  sich  bei  der  Rotation  der  Ring  infolge  der  Fliehkraft  so  weit, 
bis  sein  Innendurchmesser  gleich  D^  geworden  ist,  so  ist  die  Be- 
anspruchung des  Ringes,  da  sie  der  Dehnung  proportional  ist, 

a-\-x 

Tragen  wir  die  Beanspruchung  des  Ringes  in  Abhängigkeit 
der  Dehnung  x  auf,  so  erhalten  wir  die  Gerade  AB  in  Fig.  359. 

Bei  der  Dehnung  des  Ringes  wird  die  Druckbeanspruchung 
der  Lamellen  kleiner,  und  wenn  x  gleich  h  geworden  ist,  hat  der 
Kommutatordurchmesser  denjenigen  Wert,  den  er  vor  dem  Auf- 
ziehen des  Ringes  hatte  und  die  Druckbeanspruchung  der  Lamellen 
ist  gleich  Null  geworden.  Die  Lamellen  üben  dann  auf  den  Ring 
nur  einen  Druck  durch  ihre  Fliehkraft  aus. 

Tragen  wir  den  Gegendruck,  welchen  die  Lamellen  auf  den 
Ring  ausüben,  in  Abhängigkeit  der  Dehnung  x  auf,  so  erhalten 
wir  die  Gerade  CD. 

Die  Differenz  der  durch  die  Gerade  AB  gegebenen  totalen 
Spannungen  und  der  durch  den  Aufziehungsdruck  hervorgerufenen 
Spannungen  geben  uns  die  durch  die  Fliehkraft  hervorgerufenen 
Spannungen  in  Abhängigkeit  der  Dehnung.  Diese  werden  durch 
die  Gerade  OE  dargestellt.^) 

Es  ist  schwierig  a  und  h  zu  bestimmen.  Nehmen  wir  an,  der 
Kommutator,  der  aus  vielen  La- 
mellen mit  zwischenliegendem 
Isoliermaterial  besteht,  sei  nicht 
elastisch,  so  dürfen  wir  &  =  0 
setzen,  was  zwar  nur  annähernd 
zutreffen  wird. 

Es  fällt  dann  in  Fig.  359 
D  mit  0  und  E  mit  C  zusam- 
men, d.  h.  der  Ring  beginnt  sich 
erst  dann  zu  dehnen,  wenn  die 
durch  die  Fliehkräfte  hervorgerufene  Spannung  größer  ist  als  die 
durch  das  Aufziehen  des  Ringes  in  diesem  erzeugte  Spannung.   Die 


Fig.  359. 


*)  Zu  ähnlichen  Ergebnissen  kommt  R.  Livingstone  im  „Electrician", 
Vol.  LVII,  S.  207. 
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letztere  müßte  daher  größer  sein  als  die  erstere,  dann  kann  eine 
weitere  Dehnung  des  Ringes  nicht  mehr  eintreten  und  die  Lamellen 
können  sich  nicht  lösen. 

Die  Beanspruchung  durch  die  Fliehkraft  der  eigenen  Massen 
und  des  Kommutatorkupfers  ist  pro  Ring  gleich 

a  =  0.08.«  +  «-^(3^)\g/cm*.     .     (145) 

wenn  Fr  der  Querschnitt  eines  Ringes  ist.  Es  stellt  a  den  Teil 
der  gesamten  Fliehkraft  des  Kommutatorkupfers  dar,  welcher  von 
dem  betrachteten  Ring  aufgenommen  wird.  Die  Werte  von  a  er- 
geben  sich   aus  Fig.  357.     Bei   2  Schrumpfringen  ist  «  =  — ;    bei 

3 

3  Schrumpfringen   ist  a  für  die  äußeren  Ringe  gleich  -   -  und  für 

Ib 

den  mittleren  Ring  gleich  — - ;  bei  4  gleichmäßig  verteilten  Schrumpf- 

16 

4 

ringen  ist  a  für  die  äußeren  Ringe  gleich  -—  und  für  die  mittleren 

gleich  --. 

Ist  der  Radius  des  Ringes  nach  dem  Aufziehen  um  a  cm  größer 
geworden,  so  ist  die  hierdurch  hervorgerufene  Beanspruchung  des 
Ringes 

a,  =  ^-^-kg/cm^ (146) 

Der  Elastizitätsmodul  E  ist  etwa  gleich  2000000. 
Nehmen  Mir  als  zulässige  Beanspruchung  des  Ringes  800  kg/cm^, 
so  wird 

a=2.jDfclO-*. 

Da  jedoch  der  Kommutator  beim  Aufziehen  des  Ringes  nach- 
gibt, so  werden  brauchbare  Werte  nur  durch  Erfahrung  erhalten 
werden  können. 

Die  Speichen  des  Ankerstems.  Die  Speichen  oder  Arme 
des  Ankersternes  werden  durch  die  am  Umfange  des  Ankers 
wirkenden  Kräfte  auf  Biegung  beansprucht.  Ist  L  die  Länge  einer 
Speiche  in  cm,  vom  Mittelpunkt  der  Welle  aus  gemessen,  und  A 
die  Anzahl  der  Speichen,  n  die  Tourenzahl  des  Ankers  und  PS  die 
Zahl  der  verbrauchten  oder  geleisteten  Pferdestärken,  so  ist  die 
Kraft  K,  welche  die  Speiche  auf  Biegung  beansprucht 

PS 


Digitized  by 


Google 


Beanspruchung  der  verschiedenen  Konstruktionsteile.  311 

Ist  femer  l  die  Länge  der  Speiche  bis  zur  Nabe,  oder  allgemein 
die  Länge  des  Hebelarmes,  welche  für  die  Biegung  in  Betracht 
kommt,  W  das  Widerstandsmoment  des  Speichenquerschnittes  und 
aj  die  zulässige  Beanspruchung  des  Materials  auf  Biegung  in  kg/cm®, 
so  folgt 

Kl  =  Wo^. 

Mit  Rücksicht  auf  plötzliche  Belastungen  oder  große  Über- 
lastungen, wie  im  Falle  eines  Kurzschlusses,  sowie  mit  Rücksicht 
auf  die  Herstellung,  wird  der  Speichenquerschnitt  so  groß  gewählt, 
daß  die  Beanspruchung  a^  klein  ausfällt. 

Für  Gußeisen  soll 

o^  <  50  bis  100  kg 

und  für  Messingguß 

a^^  100  bis  150  kg 
sein. 
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74.  Ansführliche  Berechnang  eine«  Doppelschlußgenerators,  500  KW,  100  Umdr. 
pro  Min.  —  75.  Nachrechnung  eines  Doppelschlußgenerators  mit  Wendepolen, 
650  KW,  100  Umdr.  pro  Min.  —  76.  Berechnung  eines  Wendepolmotors  15  PS, 
200  — 1200  Umdr.  pro  Bün.  —  77.  Berechnung  eines  Hauptstromgenerators, 
600  KW,  300  Umdr.  pro  Min. 

74.  Ansführliche  Berechnung  eines  Doppelschlnßgenerators, 
500  KW,  100  Umdr.  pro  Min. 

Aufgabe.  Es  ist  ein  Straßenbahngenerator  für  500  KW  bei 
100  Umdrehungen  pro  Minute  und  550  Volt  Spannung  zu  berech- 
nen. Die  Maschine  soll  für  konstante  Klemmenspannung  kom- 
poundiert  werden  und  von  Leerlauf  bis  */^  Belastung  (625  KW) 
ohne  Bürstenverstellung  funkenfrei  laufen.  Die  Wicklung  ist  mit 
Äquipotentialverbindungen  zu  versehen.  Der  Wirkungsgrad  soll 
mindestens  bei  Vollast  92  ^/^  und  bei  Halblast  90%  betragen.  Die 
Temperaturerhöhung  von  Anker  und  Kommutator  darf  45®  C  und 
die  aus  der  Widerstandszunahme  berechnete  Temperaturerhöhung 
der  Magnetspulen  60®  nicht  überschreiten. 

Für  die  Bestimmung  der  Hauptdimensionen  der  Maschine  gehen 
wir  von  Formel  10  aus: 

6   10"  _//-/.« 
aTß^S  ~  KW 

Wählen  wir  vorderhand:       a.=     0,7 

Bj  =  9000 

AS=    240, 
so  wird: 

7V,._         6  10^^„    =39  8.10* 
KW        0,7  •9000-240 

(Siehe  Fig.  312  Seite  234.) 
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Hieraus  folgt: 

^,,        39,8- 10*- 500        ,^^       ,    . 
I>^h=  iQQ =  199X10*. 

Indem  wir  für  l^  oder  D  verschiedene  Werte  annehmen  und 
eine  Polzahl  2p  wählen,  lassen  sich  die  Werte  der  folgenden  Ta- 
belle berechnen. 

Tabellen. 


2p 


hi  =  aLtx      hlb, 


.   2a 


=  1« 


pja 


25 
28 
30 
32 
35 
37 
40 
45 


276 
260 
251 
245 


16 
16 
14 


234  12 
227  I  10 
220  I  10 
206  ;     8 


54,2 

51 

56,3 


12  '     64 


61,3 
71,3 
69 
81 


37,9 

0,66  114,4 

114  1 

36,7 

0,785  13,6 

114  ' 

39,2 

0,765  13,1 

114 

44,8 

0,71  12,8 

114 

42,8 

0,77  12,26 

164 

49,8 

0,74  11,9 

114 

48,3 

0,83  'll,5 

91 

56,6 

0,8   10,8 

114 

4 

2 

4 

2 

4 

'/. 

4 

7* 

3 

2 

4 

5 

1 

4 

1 

Wir  legen  der  weiteren  Berechnung  die  zwölfpoljge  Anordnung 
zugrunde  und  nehmen  a==3  an;  wir  erhalten  dann  symmetrische 
Äquipotentialverbindungen,  da  PJa  ganzzahlig  ist. 

Wir  wählen: 

7^  =  35  cm,  J>  =  240eiM,   t'  =  12,5m/8ee,  |>  =  6,  a  =  3. 

Dann  ist: 

2>2?,ti_240-.35.1OO 
KW  500' 

Die  Stabzahl  erhält  man: 


40,5  10^ 


N= 


7iDAS_  3,14240-230 

K       ~~         154 


^1130. 


Die  Stabzahl  N  muß  derart  gewählt  werden,  daß  sie  in  der 
Nähe  von  1130  liegt  und  der  Wicklungsfoi-mel  genügt.  Ferner 
sollen  in  jeder  Nut  w^  =  4Stäbe  untergebracht  werden. 

Wie  aus  der  Tabelle  Seite  187,  Bd.  I,  zu  ersehen  ist,  ist  es 
für  die  Wicklungsverhältnisse  j?  =  6,  a=3  und  «„==4  nicht  mög- 
lich,   ohne   Vermehrung    der   Nutenzahl   und  Zufügen    toter  Stäbe 

—  gleich  einer  ganzen  Zahl  zu  machen.   Es  sind  2a:^6  tote  Stäbe 
a 

hinzuzufügen. 
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Durch  einiges  Ausprobieren  ergibt  sich 

JV  =  1218;    ^Ä==248. 

Man  erhält: 

s+2a      1218  —  6 

y=y.  +  y.  =  -^= — ß— =  202 

yi  =!'„«„+ 1  =  25.4  +  1. 

Pro  Wicklungselement  müssen  wir  2  Stäbe  rechnen,  es  wird 
dann  die  Lamellenzahl: 

K 

und    —  =  203    eine  ganze  Zahl. 

,,=|^J^=101. 

Uj^  und  a  sind  teilerfremd;  die  Wicklung  ist  somit  einfach  ge- 
schlossen. 

Wenn  wir  eine  Stromdichte  s^  =  3,0  Amp/mm*  annehmen,  so 
wird  der  Querschnitt  eines  Ankerstabes  q^i 


i'        154       ^^        5 

Die  Nutenzahl  wird 

Z=i^-±6=306. 

4 

Der  Kraftfluß  pro  Pol  bei  Belastung  kann  jetzt  unter  An- 
nahme eines  bestimmten  Spannungsabfalles  im  Anker  und  in  der 
Hauptschlußwicklung  gerechnet  werden.  Nehmen  wir  diesen  Span- 
nungsabfall gleich  4^/q,  so  muß  die  induzierte  EMK  ^^=572  Volt 
sein  und  es  wird 

^        T.    «   60,^8       5723. 6010®       _,    ,^- 

0,=E 10®  = =  14.1  •  10* 

^         ^Npn  1218. 6. 100 

und  die  Luftinduktion  bei  Belastung 

^j,_14,1.10-^ 
^       lib.  35. 44 

Nehmen  wir  im  Anker  3  Luftschlitze  zu  1  cm  an,  so  wird  für 
die  erste  Annäherung 

l  =  /.—  f  w, \  =  35  —  -J.3. 1  =  33 
o  o 

und  Zi  =  33  +  3  =  36. 
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Die  Zahnteilung  /^  am  Zahnkopfe  ist: 

7t  D      3,14240       p-ß^^ 

Als  maximale  Zahninduktion  wählen  wir  5,^.^^^=  22500,  ferner 
sei  die  Dicke  des  Eisenblechs:  J  =  0,5mm,  die  Isolation  zwischen 
den  Blechen  10  ^/o  oder  k^  =  0,9. 

Nun  ist: 

t^BJi  24,6-9160-35  _ 

Wir  schätzen  die  Nutentiefe  zu  4  cm  und  erhalten  alsdann  für 
die  Zahnteilung  am  Fuß: 

n(2iO  —  S) 
306 

Die  Nutenweite  ist  somit: 

t2—Z2  =  23,8  —  11,8  =  12  mm. 

Nehmen  wir  für  Isolation  und  Spielraum  einen  Zuschlag  von 
4,4  mm  quer  über  die  Nut  gemessen  (s.  Tabelle  S.  31),  so  bleiben 
für  die  gesamte  Kupferbreite 

12  — 4,4  =  7,6  mm, 

und  die  Breite  eines  Stabes  wird :  -^  =  3,8  mm  und  die  Stabhöhe 
3  3^  13mm. 

Wenn  man  mit  der  Rechnung  an  diesem  Punkt  angelangt  ist, 
so  wird  man  gewöhnlich  für  die  Nutenform  und  den  Stabquer- 
schnitt noch  nicht  ganz  passende  Werte  finden.  Man  muß  dann 
die  gemachten  Annahmen  und  die  gefundenen  Dimensionen  derart 
ändern,  daß  Nutenform,  Stabquerschnitt  und  Zahnsättigung  passend 
ausfallen. 

Ist  die  Dicke  der  Stabisolation  einseitig  0,4  mm,  so  ergeben 
sich  die  endgültigen  Stabdimensioneh  zu  3,8  X  13  mm  nackt  und 
4,6X13,8  mm  isoliert. 

Es  wird  also: 

ff„  =  49mm2 

8a  =  — -  =  3,15  Amp./mm^ 

Die  genauen  Abmessungen  der  keilverschlossenen  Nut  werden 
jetzt  wie  folgt  (vergl.  Fig.  360): 
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Nuten  weite:  &,e=  1,20 +  0,8 +  2. 3,8 +0,8  +  0,4 +  l,20  =  12mm 

Nutenhöhe:  A^=  1,20  +  0,8  +  13  +  1,20  +  0,8+1,20  +  0,8  +  13 

+  1,20  +  0,8  +  7  =  2 .  13  +  15  = 
41mm  (d.h.  Nutenhöhe  =  Kupferhöhe  +  15  mm). 

Der  Nutenfüllfaktor  ist: 

4-49         196 


fn 


-  =  0,40. 


Q^-^ 


12-41        492 
Die  Zahndicken  am  Kopf  bezw.  Fuß  sind 
;5r^  =  24,6  —  12    =12,6  mm 
Ä?,  =  23,8— 12     =11,8    „ 
12,6  —  11,8 


12,2 


„     (mittl. 
Zahndieke). 


Die  Wicklung    soll    mit   Aquipotentialver- 
bindungen   vei'sehen  werden. 

Da  —  eine   ganze   Zahl    ist,    so    werden    die   Potentialschritte 


gleich,  und  zwar 


t/,=  ^=^  =  203. 


Schließen  wir  beim  Durchlaufen  des  Schemas  jede  6te  Lamelle 
an  ein  Äquipotentialsystem  an,  so  können  infolge  der  Ungleichheit 
der  Felder  keine  inneren  Ströme  entstehen,  während  die  giinstige 
Wirkung  der  Äquipotentialverbindungen  auf  die  Kommutation  er- 
halten bleibt. 

An  jedes  System  werden  a  =  3  Lamellen  angeschlossen.  Da 
weiter: 

^=609  =  3  (33. 6 +  15) 

ist,  so  erhalten  wir  34  Ausgleichsysteme,  und  zwischen  zwei  auf- 
einanderfolgenden Verbindungen  liegen  33  mal  je  6  Spulen  und 
einmal  nur  5  Spulen. 

Zur  Aufstellung  der  reduzierten  W^icklungstabelle  machen  wir 
33  Schritte  gleich  6y^.  =  6  101  =  606  und  1  Schritt  5 -2/^  =  5 -101 
=  505  und  wiederholen  dies  noch  zweimal,  so  daß  ^it  3  Gruppen 
A  34  Lamellen  erhalten.  Die  in  der  Tabelle  gleichliegenden  Lamellen 
sind  an  ein  System  anzuschließen.  Tabelle  III  zeigt  die  reduzierte 
Wicklungstabelle  und  Tabelle  IV  die  Äquipotentialverbindungen. 

Verteilt  man  die  3  toten  Spulen  symmetrisch  auf  den  Anker- 
umfang, indem  man  z.  B.  in  den  Nuten  1,  103  und  205  die  linke 
obere  Spulenseite    und    in    den  Nuten   26,    128   und  230   die  linke 
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untere  Spulenseite  wegläßt,  so  liegen  alle  Spulenseiten,  welche 
mittelst  Äquipotential  Verbindungen  miteinander  verbunden  sind,  in 
Nuten,  die  in  Feldern  gleicher  Intensität  liegen,  und  es  haben  auch 
alle  die  gleiche  Lage  in  der  Nut. 

Tabelle  III. 

1  —  607  —  604  —  601  —  698  —  595 
592  —  589  —  586  —  583  —  580  —  577 
574  —  571  —  568  -  565  —  562  —  559 
556  —  553  —  55U  -  547  —  544  —  541 
538  —  535  -  532  —  529  —  526  —  523 
520  —  517  —  514—511 


407  -  404  —  401  —  398  —  395  —  392 
389  —  38ö  —  383  —  380  —  377  —  374 
371  —  368  —  365  —  362  —  359  —  356 
353  -  350  —  347  —  344  —  341  —  338 
335  —  332  —  329  —  326  —  323  —  320 
317—314  —  311  —308 


204  —  201  —  198  —  195  —  192  —  189 
186  —  183  —  180  —  177  —  174  — 171 
168  —  165  —  162  —  159  -  156  —  153 
150  —  147  —  144  —  141  —  138  —  135 
132  —  129  —  126  —  123  —  120  —  117 
114  —  111  —  108  —  105 

Tabelle  IV   (Äquipotential Verbindungen). 

1-407  —  204  I     574  —  371  —  168  ,     538  —  335  —  132 

607—404—201  571—368-165  '      535  —  332  —  129 

604  —  401  —  198  568  —  365  —  162  532  —  329  —  126 

601—398  —  195  1      565-362  —  159  529  —  326  —  123 

598    -395  —  192  562  —  359—156  ,      526  —  323  —  120 

595  —  392  —  189  '     559  —  356-153  523  —  320  —  117 

592  —  389-186  i     556—353  —  150  520  —  317  —  114 

589  —  386  —  183  553  —  350  —  147  |     515  —  314  —  111 

586  —  383—180  550  —  347  —  144  514  —  311  —  108 

583  —  380  —  177  !     547  —  344  —  141  i      511  —  308  —  105 

580  —  377  —  174  :     544  —  341  —  138  ■ 

577  —  374  —  171  541  —  338  —  135  | 

Feldmagnete.  Wir  fanden  früher  den  Kraftfluß  im  Luftspalt 
bei  Belastung  4>j:^  14,1- 10^ 

Den  Streukoeffizienten  o  wählen  wir  vorerst  zu  1,12,  es  ist  dann 
der  Kraftfluß  im  Magnetkern: 

0=a*.  =  1,12- 14,1    10^=  15,8- 10«. 
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Das  Material  der  Magnetpole  sei  Stahlgnß,  und  wenn  vorläufig 
eine  Induktion  jB^=  16000  eingeführt  wird,  so  wird  der  Querschnitt 

««  =  ^^^  1000  cm«. 
^"'         16000 

Da  wir  runde  Pole  anwenden,  so  wird: 

und 

^         D\n       36«-7r       -^^p.^ 
4  4 

15,8.10^^ 
"•         1017,9 

Polschnh.     Für  den  ideellen  Polbogen  h^  ergibt  sieh: 

hi  =  a^T  =  0,7 .  62,8  =  44  cm. 
Der  Luftspalt  i5  ist  nach  GL  42  a  S.  255 

l,2})iAS—AW^  _  1,2-44  248  — 4500 
=  lfi\Bi  ""         1,6. 1,2. 9160         =    ' 

Wir  wählen  <f=0,6cin, 

.  indem   vorläufig    -4Tr^^L,.air,^^^  =  8,2 -440  =  4500   gesetzt   und 
der  Koeffizient  k^  =  \,2  geschätzt  wird. 

Der  genaue  Wert  von  k^  berechnet  sich: 

^~z,  +  A'.(i~  12,6  +  1,38. 6~^'^' 
wobei 

v  =  ^-^^  =  2  und  2:=  1,38  (vgl.  Fig.  315  S.  237). 

Wir  können  jetzt  den  genauen  Wert  von  7^.  festlegen  unter  der 

Annahme  Zj  =  36,  Z=33,  «,  =  3  und  t,  =  l  cm.    Es  ist  die  Länge 

l  33 

eines   Blechpaketes    z  =  — r— -  =  -— =8,25  cm   und   *  =  z  +  6-  = 

«,  +  1        4 
8,25  +  1  =  9,25  cm. 

Weiter  ist: 

n^'6        30,6 

Hieraus  ergibt  sich  nach  Fig.  315  Seite  237  X'=2  und 

t        _  9,25 
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Es  wird  somit 

Die  Polschuhlänge  wird 

l^  =  l^  =  36  cm. 

Joch.  Wenn  man  im  Joch,  das  aus  Stahlguß  besteht,  eine 
Induktion  von  13500  annimmt,  so  wird  der  Querschnitt: 

0  15,8- 10*       ^^^      , 

Q.  =  — ^^  ==  — =  585  cm^ 

^^       2'Bj       2. 13500 

Es  sei  die  Länge  in  Achsenrichtung  =  44     cm 
und  die  radiale  Höhe  =13,5   „ 

dann  wird: 

Qj=  594  cm«         Bj==  13300  cm«. 

Kommutator.  Die  Lamellen  sollen  aus  Hartkupfer  bestehen. 
Die  Dimensionen  des  Kommutators  werden  durch  die  zulässige  Er- 
wärmung bestimmt.     Die  Zahl  der  Lamellen  wurde  früher  zu 

,     ,  K=609 

gefunden. 

Wird  die  Breite  einer  Lamelle  zu  0,66  cm  und  die  Dicke  der 
Isolation  (Mika)  zu  (5^.  =  0,9  mm  angenommen,  so  wird  der  Durch- 
messer: ^__    _  „^ 

-^        609  0,75       ..^ 
J>Ä  = —  =  145  cm 

und  die  Umfangsgeschwindigkeit 

jtDj^n       3,14145100       „^      , 
*'* 60 60 ^'*  "»/«*«• 

Die  größte  Spannung  zwischen  zwei  Lamellen  beträgt: 

Bürsten.   Wir  verwenden  Kohlenbürsten.   Die  Zahl  der  Bürsten- 
stifte sei  gleich  der  Polzahl  p^  =  2jp  =  12. 
Die  Stromstärke  pro  Stift  wird  nun 

2J^       2924       _^  . 

=  — -,r-  =  154  Amp. 

Unter  Annahme  folgender  Abmessungen  für  eine  Bürste: 
Breite:  h^  =  2cm 
Länge:       =3  cm, 
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h,         20 
ist  die  Bürstendeckung  -~  =  — -  =  2,7  und  die  Auflagefläche=2-3 

P        '>ö 
=  6  cm*.   Indem  wir  eine  Stromdichte  von  5  Amp/cm*  zulassen,  er- 
halten wir: 

154 

-—  c^  ö  Bürsten  pro  Stift. 

6  •  5 

Bei  5  Bürsten  k  6  cm*  ist  die  Stromdichte: 
*u  =  STT  =  543  Amp/cin*. 

Die  Länge  der  5  Bürsten  ist  5  •  3  =  15  cm,  die  Länge  des  Kom- 
mutators wird  also  ungefähr:  X*  =  18  cm.  Später  ist  noch  zu  prüfen, 
ob  die  hier  gefundenen  Abmessungen  eine  genügende  Abkühlung 
ergeben. 

Die  Auflagefläche  aller  Bürsten  beträgt: 

IT,  =  1;^«=  860  ein*. 

Berechnung  der  Erregnng  bei  Leerlauf.  Bei  Leerlauf  beträgt 
die  Klemmenspannung  650  Volt  und  der  zur  Erzeugung  dieser 
Spannung  erforderliche  Kraftfluß  wird: 

^       ^    a  60,^^       550-3-6010«       ^^^   ^. 

0==E 10"=  — =13.G10*. 

^Npn  1218- 6- 100 

Die  einzelnen  Induktionen  berechnen  sich  wie  folgt: 
Luftinduktion  5^: 

<P         13  6  10*  <P 

JB,  =  — ^=      '  =  =8680. 

'       b^li  44. 36  1575 

Bei  Annahme  einer  Ankerinduktion  5^=  13000  erhält  man  für 
den  effektiven  Eisenquerschnitt: 

13  610* 

Die  effektive  Zahnhöhe  (ohne  Zähne)  h  des  Ankers  wird: 

_  525  ^_ - 

'^^  33.0,9="'^^"^ 

und  Q„=-/ÄÄ.,  =  33 -17,5. 0,9 --520cm*. 
13  6  10* 
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Für  die  ideelle  Induktion  in  den  Zähnen  folgt: 

t  B,L       24,6 -8630 -36 
B...  =  ^  =  -ö-^^3-^  =  2,35.5,=  20300 


tjBjl^  _  24,6  8630 '36 
K^m^~    0,9. 12,2. 33 


B,inUU  =  {^i nn    .oo    oo     =  2,43  •  ^,  =  21000 


tB,L       24,6. 8630«  36 
^---tij-   0,9.11.8.33    =^.^2-B.-21^00. 

Aus  der  Magnetisierungskurve  für  die  Zähne  (Fig.  245,  Bd.  I, 
S.  280)  entnehmen  wir  die  Werte  der  wirklichen  Zahninduktion  JB^^, 
indem : 


Kimin)  = 

=  1,36, 

K(miti)=^ 

lk,z^ 

=  1,4, 

Hiermit 

ergibt 

^8(ma«)  = 

sich 

"^  MW  mir 

Ji'*— 1, 

lk,z, 
,=  19800, 

=  1,44. 

\ 

^Mwmiti 

,=  20400, 

-B,^„^=  20900. 


Der  Streukoeffizient  a  bei  Leerlauf  ist  angenähert : 

a  =  l  +  ^(^i,  +  2:a:A„  +  ^x^). 

Unter  Zuhilfenahme  der  Fig.  248^)  Seite  285,  Bd.  I,  folgt  zu- 
nächst die  Leitfähigkeit  zwischen  den  Polschuhen: 

LK  /         jt       b. 


^',-'oMi±l-^  +  'V^ 


(•+-". ^> 


worin :  ä  —  4,5  cm ;  Z  —  36  cm  (Polschuhbreite) 

Tj  —  6p  =  mittlerer  Abstand  zweier  benachbarter  Polspitzen. 
Tj — 6p  =  23,6  cm;         6^^.40  cm;         Tj  =  63,5cm. 
Es  wird  also: 


-*M+h%) 


^    36  4,5 
^       0,8. 23,5 

£Xp  =  8,66  +  2  4,5. 0,565  =  18,7. 


^)  Die  FolBchuhform  wird  in  dieser  Figur  vorläufig  angenommen,   ihre 
genauere  Ermittelung  soll  später  Yorgenommen  werden. 

Arnold,  QlelcliBtrominaachine.  IL  2.  Aoa  21 
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Die  Leitfähigkeit  der  Kernflächen  ist  (s.  S.  287,  Bd.  I): 

-TTTT  +  Äm-lOg    IH , ^—zr 


^^'- = ö3(4t-^H)  +*--'°'  (' +;rÄ5-> 


Hier  ist 


i)„ 


d^  =  -^^ji'^  (D^  =  Durchmesser  des  Magnetkerns) 

4^=18  V^=  31,8  cm; 
T,  =  78,5  cm ;         Ä^  =  25  cm  (Kernhöhe). 
31,8-25 


Zx  X^  =  - 


■  +  25  log 


0,8(63,5  +  78,5  —  63,6) 
^flcA^=  12,7 +  25- 0,386  =21,6, 


K^) 


Da    die    Polzahl    dieser    Maschine    verhältnismäßig    groß    ist, 
so  kann 

IxX-^0 
gesetzt  werden. 

Wir  erhalten  somit  für  den  Streukoeffizienten: 


^1  + 


5  0,6 
44- 36 


(13,7  +  21,6)  =  1  +  0,0019 .  35,3  =  1,067  ^  1,07. 


Infolge  der  Verschiebung  der  Bürsten  aus  der  neutralen  Zone 
tritt  nicht  der  ganze  Kraftfluß  pro  Pol  in  die  Fläche  einer  kurz- 
geschlossenen Windung  ein.  Um  diesen  Einfluß  zu  berücksichtigen, 
setzen  wir 

a^- 1,07  =  1,03   1,07  =  1,1. 

<P^  =  aa^*=l,1.13,6  10«=15.10«; 
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<P^         1510«  <P         ,,„^^ 

^-  =  C  =  W7.9-=930  =  ^*«^' 

<P„         1510«  4>         ^„^^^ 

^>=2-5  =  -2-594-=lÖ8Ö=^'«^^- 

In  Fig.  361  ist  der  mittlere  Kraftlinienweg  eingezeichnet.    Wir 
finden: 

I,^.=  76cm;         -L^=  2.31  =  62  cm;         2^=1, 2cm; 
-L,  =  2  •  4,1  =  8,2  cm ;       L^=  54  cm. 

Die  Amperewindungen  bei  Leerlauf  sind  dann  folgende  (nach 
den  Magnetisierungskurven  Tafel  VIII): 

AW^  =  at€^L^=  12  b4t =       650 


^,.mm  =  19800 

^,.m.«  =  20400 
^,.max  =  20900 


««^,«»•»  =  260; 
««^,mi«  =  350; 


at(?_^__  =  450. 


^3^260  +  4.350  +  460 ^    ^880 

^Tr^  =  aM7^  1/^  =  29 -62 =    1800 

AW.  =  aWjLj  =  \b'l^ =    1140 

AfTj  =1,6 -Bj^Äi  =  1.6- 86300,6  1,19  =  1,14  5,      .     .     .=    9850 

^1^^^=16320 
AWto=pAW^^  =  ^l%iXi 

Indem  wir  diese  Rechnung  für  verschiedene  Werte  von  E^ 
durchführen  und  E^  als  Funktion  von  -4Tr^^  auftragen,  erhalten  wir 
die  Leerlaufcharakteristik  der  Maschine  (vergl.  Tabelle  V). 

Diß  Leerlauf  Charakteristik  ist  in  Fig.  362  (Kurve  1)  eingezeichnet. 
Man  bildet  das  Dreieck  Q  &  c,  indem  der  Ohmsche  Spannungsabfall  Q& 
vorläufig  zu  4^0  angenommen  wird: 

Q&  =  0,04- 550=  22  Volt, 

ferner  ist  angenähert: 

21* 
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E. 


200       300       400       500       650       600       650     Volt 


0=J7«.2,46.1O* 


Ä=; 


1575 
1040 

Bttmin  =  2,85  -Bj 

930 


'^«m<«  =  2,85  Bi  \ 


B-  =  i 


} 


1080 
awa  »    . 

atoj  . 
^lf.  =  54.aw« 
AW,  .  .  . 
i4  Fi  =1,14.5/ 
^Tr«  =  62.aw. 
^F;  =  76.atoy 
^TT*,  .  .  . 
AWto=^^AWk 


4,92 
8180 

4750 

7850 
7600 
7850 
7350 
7600 
7850 

5280 

4550 

0,7 
1,5 
1,6 
1,8 
2,4 
1,85 
38 
13 
8570 
149 
140 
3910 
23460 


7,4 
4700 

7100 

11000 
11400 
11800 
11000 
11400 
11800 

7900 

6850 

1,4 
5,3 
6.2 

7,2 
4,8 
3,8 
75 
50 
5350 
295 
280 
6050 
86300 


9,85 
6250 

9500 

14700 
15200 
15700 
14700 
15200 
15700 

10600 

9000 

3,2 
23 
27 
34 
8,9 

6 

174 

226 

7130 

550 

455 

8535 

51210 


12,4 
7900 

11900 

18500 
19200 
19800 
18300 
18950 
19500 

13300 

11500 

7,6 

95 

160 

210 

19 

11 

410 

1290 

9000 

1170 

800 

12670 

76020 


I 


18,6 
8630 

13100 

20300 
21000 
21700 
19800 
20400 
20900 

14600 

12600 

12 

260 

850 

450 

29 

15 

650 

2880 

9850 

1800 

1140 

16320 

97920 


I 


14,9 
9500 

14300 

22300 
23100 
28800 
21500 
22000 
22400 

15900 

13800 

20 

560 

680 

780 

46 

22 

1080 

5540 

10800 

2850 

1590 

21860 

181160 


16,1 
10250 

15500 

24000 
24900 
25700 
22600 
23100 
28600 

17300 

14900 

31,5 

820 

930 

1100 

85 

81 

1700 

7700 

11700 

5250 

2120 

28470 

170820 


Setzen  wir: 


^Tr,  =  -(r 


10« 


-  6^  ^  Sf  =  0,5  •  0,3 .  62,8 .  248  =  2340, 

so  wird 

i>^TF;=  6. 2340  =  14040. 

Die  Amperewindungen  bei  Vollast  und  550  Volt  Klemmen- 
spannung erhält  man  nun  durch  Parallelverschiebung  der  Geraden 
cQ  bis  c'Q'.  Die  Kurve  II  (Fig.  362)  stellt  den  Zusammenhang 
zwischen  dem  Belastungsstrom  (Maßstab  rechts)  und  den  entsprechen- 
den Amperewindungen  (QQ')  dar  (s.  Fig.  467  Seite  611  Bd.  I). 

Aus  der  Leerlaufcharakteristik  kann  noch  rückwärts  die  äußere 
Charakteristik  konstruiert  werden  (vergl.  hierüber  Fig.  468,  Seite  612, 
Bd.  I).  In  unserem  Falle  verläuft  die  äußere  Charakteristik  fast  als 
horizontale  Linie. 


Digitized  by 


Google 


Ansführliche  Berechnung  eines  Boppelsohlußgenerators. 

Amfi, 


325 


m 

iSOr 


5S9 


sm 


w 


*m 


m 
n 


% 


z: 


im 


Kl 


/ 


125 


1099 


1t99 


1t99 


k09 

m 


m  uiKfAfTt, 


Fig.  362.    Leerlaafcharakteristik. 


Berechnung  der  Erre^ng  bei  Belastung.     Wir  nehmen 
^^  =  1,04.P=  572  Volt 


an,  dann  folgt  für 


„   a  60  .^g 


5723-6010» 
1218-6100 


=  14,1 -10«, 


<P.        14,1  10« 


Ba 


15<ö 


=  8950, 


Tjfe^IÖ4Ö  =  ^**^' 


^.<»<«  =  2,35B,  =21050, 

«.<«««  =  2,43  B,  =  21 800, 

^.<m«=2,ö2B,  =  22500, 

«.«m<»  =20400;     5,„„,«=  21000;     B,„„^  =  21400, 

««",«<»  =  3öO;        aw,„^  =460; 


a«»,„„  =550. 


AW,      =  8,2 


350  +  4-460 +  550 
6  "~ 


=   3  740, 


AWj^      =1,14  .B,=  1,149160 =10200, 

AW^      =a«;^  1,^  =  14,5.54 =      785, 

AW^      ^  0,5 '  0,3  •  62,8  -  248       =    2340 

AW^  +  AW^  +  AW^  +  AW^ =17065 

217315 


=  1- 


14,1  10« 


35,3  =  1+0,0868^1,1. 
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Indem  a^=l,02  gesetzt  wird,  folgt: 

O^      =o^aj<P=  1,12  14,1   10«  =  16,8- 10*, 

B^     =*=  =  i-^'«-^?^  =15500, 
~  q^  1017,9  • 

*^       -2Q,-     2. 594      -1»»<»^ 

^F^   =att;^-L^  =  39-62  =  2420, 
^}F^.     =  aw.Lj^l^'l^  =  1440, 
^  IT*  =  17065  +  3860  =  20925, 
AWt  =i>.4TFfc  =  6- 20925  =  125550, 

AW.  +  AW^  ^  13940  _j  2 
6.^5  44. 248         *     ' 

J!TF^_  125560  _^gg 
~AW^~  97  920  ""    *     ^ 

2AW^_  2126550  _^  o| 
2^.T  ~  1218- 154  ~    '     ' 

a 

Erregnng. 

1.  Nebenschlnfierregaiig.  Die  zwölf  Spulen  sollen  in  Serie  ge- 
schaltet werden.  Der  Drahtquerschnitt  der  Erregerwicklung  ergibt 
sich  aus: 

Indem 

K'^^iPm  +  6)  =  :7i (36  +  5) ~  130  cm. 

p=  550  Volt;     T^~50^;     ^TF^^  =  97920  (siehe  S.  323), 

wird 

1,2.97920130  ,  ^^       ,  „^         , 
^»  =  -5T00.55Ö— '^^'  =  ''^^°™- 

Nehmen  wir  den  Draht  mit  ^=2,6/3,2  mm,  so  wird 

g^  =  5,31  mm^ 

Ferner  sei  die  Stromdichte  ^n  =  l,5  Amp./mni*  gewählt;  dann 
wird  der  Erregerstrom  bei  Vollast 

i„  =  1,5 . 5,31  =  8,0  Amp. 

und  die  totale  Windungszahl 

AW.^        97  920        ,^„^^ 

w  = ^  = =  12  200. 

i  8,0 
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Pro  Spule  erhalten  wir 

12200 

-  ——~  1000  Windungen. 

Es  wird  also 

tl?n  =  12000. 

Widerstand  der  Nebenschlußwicklung 

^         (1  + 0,004  rJir^Z  1,212000130       ^^  ^ 

-Bn  =  -^^ — —r^r.w~  =      ,„^^-T-77. —  =  62  Qy  warm, 

5700 -^^  5700-5,31 

Snnu^  =  '^7^'^^  ^'^^  Amp./mm« 
Bei  Leerlauf  wird  die  Stromstärke  im  Nebenschluß 
ÄWt^       97  920 


w^  12000 


=  8,16  Amp. 


und    der   erforderliche  Widerstand   im   Nebenschluß   nach    Gl.  61, 
Seite  263  /  r.  .  v 

''-"  '  Vi;;:"  6-7()ö:^.7- 
,„/'55o      13012000\     ,„  „ 

Durch  einiges  Probieren  erhält  man  für 

die  radiale  Höhe  des  Wicklungsraumes  Ä^  =  18cm, 
„  Breite  „  „  5,  =  ö,5  „ 

Die  Spule  besteht  dann  aus  18  Lagen  k  66  Windungen. 
2.  Hauptschlußerregiiiig.   Die  zur  Kompoundierung  notwendigen 
Amperewindungen  sind 

^TF^  =  ^Tr^  —  ^TF^^=  125  550— 97920  =  27  630 

und  pro  Spule  erhält  man 

27  630 

— - —  =  2300  Amperewindungen. 

Die  Spulen  werden  in  vier  parallel  geschalteten  Gruppen  an- 
geordnet, so  daß  in  jeder  Gruppe  nur  ^/^  des  Belastungsstromes 
fließt.      Die    Windungen    der    Hauptschlußwicklung   pro   Pol    sind 

alsdann  2300 

rv^  10. 

919  — 

4 
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Der  Sicherheit  wegen  wollen  wir  jedoch  zwölf  Windungen  pro 
Pol  rechnen,  um  die  genaue  Einstellung  der  Kompoundierung  durch 
eine  Nebenschließung  vornehmen  zu  können. 

Die  gesamte  Windungszahl  beträgt  somit 

tr^=12  12  =  144. 

Sei  eine  Stromdichte  5^=  1,6  Amp./mm*  zugelassen,  so  wird 
der  Querschnitt 

Nehmen  wir  Flachkupfer  von  3,0x48, 
so  wird 

Qh  =  144  mm' 
und 

Sh  =  ,-T7-r  =  l^SS  Amp./mm' 

4  •  144^ 

Indem  die  Wicklung  hochkantig 
ausgeführt  und  zwischen  je  zwei  neben- 
einanderliegenden Windungen  0,5  mm 
Isolierstoff  eingelegt  wird,  ergeben  sich 
folgende  Abmessungen  für  den  Wick- 
lungsraum der  Hauptschluß  Wicklung. 

Höhe   =5^  =  4,6  cm 
Breite  =Ä^=  4,8   „ 

Die  Gesamtanordnung  der  Magnet- 
en     Wicklung  zeigt  Fig.  863.^) 

Die  mittlere  Windungslänge  wird 
nun 

1^  =  71(36-^5  cm)  =  130  cm. 

Da  die  Hauptschlußwicklung  aus 
vier  parallelen  Zweigen  besteht,  so  sind 
die  Windungen  von  je  drei  Polen  in 
Serie  und  ihr  Widerstand  wird 


Fig.  363. 


Wu 


..=i<it^~:;'^^=.'4^^=.,«..na 


5700  g^ 


4 -5700  144 


^)  Die  Höhe  h^  ist  bei  einer  späteren  Korrektur  (S.  343)  auf  5,4  cm  ver- 
größert. 
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Verluste:    1.  Armatur, 
a)  Eisenverlußte. 

^    .  ^        ^,  P^       6100       ,^^ 

Periodenzahl  c  =  ~r-  =  — — -—  =  10,0 . 
oO  60 

Hysteresiskonstante  a^=— 


0,0016 
Für  17  =  0,0032  folgt 

0,0032 

^*-ö;ööT6-^'"-^ 

Das  Eisenvolumen  des  Kerns  ist  (vergl.  Fig.  361) 
r^  =  (Z>^«  —  2><*)JZÄ2  =  (23,18«— 19,68«) ^.3,3  0,9  =  350  dm». 
Eisenvolumen  der  Zähne: 

y,  =  Z.;?^^Ir,iÄ3  =  306  0,122. 0,41. 3,3. 0,9  =  45,6  dm». 
Hysteresisverlust  im  Ankerkern: 

Hysteresisverlust  in  den  Zähnen: 

Wirbelstromkonstante :  o^  =  15. 
Wirbelstromverlust  im  Ankerkern: 


W„,  =  o„  (a  -^- -^^J  F„  =  15  (0,5 . 0,1  •  13,6)« •  360  =  2480. 
Wirbelstromverlust  in  den  Zähnen: 


=  700  Watt 

Totaler  Eisenverlust: 

^Äa+^«ra+^Ät+^t..=  4550+1160+2430  +  700=8830Watt 
b)  Stromwärmeverluste. 
Stablänge: 
Z„  ^  ^1  +  1,4  T  +  6  cm  =  36  +  1,4 .  62,8  +  5  =  129  cm. 

^)  Für  sehr  gute  Blechsorten  darf  a^  =  1,5  und  noch  kleiner  genommen 
werden. 
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Ankerwiderstand : 
M  -    ^     t,(l  +  0.004rj_1218    129.(1+0^ 

Spannungsverlust  in  der  Ankerwicklung: 

J^E^=924  0,0181  =  16,7  Volt. 
Stromwärmeverlust  im  Ankerkupfer: 

TF/b„=j;,^E„=  924. 16,7  =  15400  Watt 

7  Qß 

Abkühlungsfläche  des  Ankers: 

J!^  =  7r2>/^  =  3,14.240-36  =  27  200cm. 
Spezifische  Kühlfläche: 

27  200  ^^  _^  ^^2^^  _  ^^  cm«/Watt. 


4300+1150  +  700 
Temperaturerhöhung : 

Kommutatoryerluste: 

Wir  setzen  4=1,3  und  für  mittelharte  Kohlen  JP=1,0,   es 
wird  dann: 

ir«  =  2  J^JP/'„  =  1848. 1. 1,3  =  2400  Watt 

Der  Auflagedruck  pro  cm*  sei  ^  =  0,14  kg  und  der  Reibungs- 
koeffizient ß  =  0,25. 

Dann  wird  der  Wattverlust  durch  Reibung 

Wr  =  9,81  Vj^Fj,gQ=  9,81  •  7,6 •  360 •  0, 14 •  0,25  =  940  Watt 

Die  spezifische  Abkühlungsfläche  des  Kommutators  ist 

-  -  ;^%,('  +<•■•  -J  =  l^öT^-('  +0,76)_4,32em./W.«, 

T.— "^'"'"°-'J»-~88«fc 
Qj^  4,32  — 

Erregerverluste. 

Wattverlust  in  der  Ilauptschlußwicklung: 

Wjr=  B^J^  =  0,00171 .  910«  =  1410  Watt 


Digitized  by 


Google 


Ausführliche  Berechnung  eines  DoppelschluBgenerators.  331 

Wattverlust  in  der  Nebenschlußwicklung: 

Wn  =  B^  i„«  =  62 . 8,15  =  4130  Watt. 

Die  Abkühlungsfläche  der  Spulen  berechnet  sich  in  folgender 
Weise.     Für  die  Abkühlungsfläche  einer  Spule  gilt  nach  Fig.  363 

TT .  48 .  24  +  y  (48«  —  36«)  =  3600  +  792  =  4392 
4 

und  somit  für  alle  Spulen 

^^=12-4392^62500. 

Ea  wird  dann  die  spezifische  Kühlfläche 

•"       W^-\-Wb       4130+1410         '  ' 

und  die  Temperaturerhöhung 

Die    mit    dem    Thermometer  gemessene   Temperaturerhöhung 
würde  etwa  0,6  bis  0,7^^  =  32,5^  bis  38^  C  betragen. 
Die  totalen  Verluste  im  Nebenschluß  sind 

Wnt  =  Pi^  =  550-8,16  =  4480  Watt. 

Die  Verluste   durch  Lager-   und  Luftreibung   werden  zu  1**/^ 
geschätzt,  also 

TTb^  5000  Watt. 

Die  Summe  aller  Verluste  ist 
Bei  Vollast  ist 

W.-Wjca  +  K  +  Wlf  +  Wnt  = 

15400 +  2400 +  1410 +  4480  =  23690  Watt 
TF^  =  TF^^+Tr^^=  4550 +  1150  =    5700 

^w=^.ra+^,r,=  2430+     700  =    3130 

Wg=W^  +T^B  =    940  +  5000  =    5940 

Summe  aller  Verluste  IF^  =  88460  Watt 
Wirkungsgrad  bei  Vollast 

Leistung 

Leistung  +  Summe  aller  Verluste' 

„_ 500000  __500000_    0/ 

^   500000  +  38460   538  460     *  ^' 
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Bei  Halblast  bleiben  die  Verluste  TT^^  fT^,  W^  und  W^  an- 
nähernd unverändert;  TT^^  und  Wh  nehmen  mit  dem  Quadrat,  W^ 
nur  etwa  proportional  der  Stromstärke  ab.     Es  ergibt  sich 

_  15400  ,   2400   ,    1410 


4    '   2- 
^H  +  W.  +  ^e     . 


4480=  9880  Watt 


14770 


Summe  aller  Verluste  =  24  650  Watt. 
Wirkungsgrad  bei  Halblast 
250000 


V  = 


=  91%. 


274650 

Nachprüfimg  der  Maschine  auf  Kommutierung.     Wir  denken 
uns  die. Bürsten   so  eingestellt,  daß  die  Kommutation  bei  Leerlauf 
und   bei  Vollast  unter  gleich  günstigen  Bedin- 
!     '^  1  gungen  stattfindet. 


T"'"*"!!''' 


•7  Die  Ankerkonstante  wird: 

2^ 


Fig.  364. 


'J-'^       ^  /<  t;  ilÄ- 10"«=  2 .  35  •  12,5 .  248  •  10"«=  0,217. 

Es    ergeben    sich    die   Leitfähigkeiten   aus 
^^       Fig.  364  zu: 


.27 


A,.  =  0.92  log,o  1^  =  0.92  log,o  ^2^  =  0,47 

A,=0.921og,.(^'^)-0.921og,,(^)  =  1.55 
^^  =  0,8;  i,  =  93cm. 


,  Es  wird  somit 


93 


Aa-.  =  -1,+  A,.  +  0,6  A,  -^  =  2.27  +  0,47  +  0,6  •  0,8  —  =  3,8 

7  93 

^-v.  =  ^«,  +  ^.,  +  0,5A,  1  =  1,82  +  1,55  +  0,5.0,8-^^  =  4,45 


93 


^i^.  =  ^n.  +  ^w  +  ^.7:=1.82+l,55+0,8-  =  5, 


55 
=  5,5. 
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Weiter  ist  die  auf  den  Ankerumfang  reduzierte  Btirstenbreite 
bezw.  Lamellenteilung 

r    ^        0^240       ^,  , 
fei>  =  fei-^=20— -  =  33,1  mm 
D^  145 

D  240 

i»i>  =  i»-^=  7,5^45=  12,4  mm. 

Die  Formel  für  die  Kurzschlußspannung  Ae^  lautet 

^e,  =  S,^l,vAsl ^i_— +  A,.\lO-«Volt. 

Es  wird  das  Glied 

k^i^>  24.6  3,8  24.6 

*i  +  ^i>-Ji»x>        24,6  + 33,1 -|.  12,4        *''^ 

Nehmen   wir  an,    daß   die  Polspitze   an   der  Eintrittsseite  ge- 
sättigt ist,  und  daß  die  Amperewindungen  für  diese  Spitze  gleich: 

i/^^TT  =0,375  5^.^6^, 
oder 

sind,  so  entnehmen  wir  der  Kurve  Fig.  342,  Seite  291  für  C  =  0,75 
und  a..  =  0,7  die  Leitfähigkeit  ^^^=3,06. 

Die   maximale   Zahl    der   zwischen   den   Bürstenkanten   kurz- 
geschlossenen Spulen  wird 


».-0)/-(a^=»- 


Es  wird  somit  die  Kurzsschlußspannung 

Je„  =  6.0,217(l,82  + 3,05)  =  6,35  Volt 

Dieser  Wert  ist  als  zulässig  zu  bezeichnen. 

Die  auf  Parallelwicklung  reduzierte  Bürstenbreite  ist 

^  =  ti+/?[l-(l+i'J^]  =  20+7,5(l-|)=23,7ö 

Es  wird  somit  die  effektive  Reaktanzspannung 


=  2^0,217.5,5  =  0,87Volt, 
welcher  Wert  zulässig  ist. 
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Die  mittlere  Beaktanzspannnng  einer  Spule  wird 
e„  =  2  {%.  IfV  AS  10-«) *^^ =  2  -  0,217  •  1,82  =  0,79  Volt. 

Um  die  maximale  Keaktanzspannong  einer  Spule  e^^^  zu  er- 
mitteln, berechnen  wir  zuerst  die  Konstante  Cy. 

b        u 
Da  -JT  > -"  — 1+«,  so  ist  u^  =  u^  zu  setzen,  es  wird  dann 
ß  -^  2  *        « 

Es  ist  ^ 

1  /     ,  E-         \      1  /     ,  609       ^\       1 

und  somit 

^-=23:7^^«'* 
7,5 
Es  wird  dann: 

.,-.  =  «J'-=^+|^--0,79  '.«+-».*:1.«  =  .,,6  V0>. 

5 
Bei  —  Belastung  ändert  sich  allein  der  Wert  von  ÄS  und  wir 

erhalten  die  Ankerkonstante -^i^v  J. 5  10  •  =  0,34 

Kurzschlußspannung  ^  ß„  =  7,95  Volt 

Effektive  Reaktanzspannung         e^  =  0,545  „ 
Maximale  Reaktanzspannung  €^^^^=1,45     „ 

Es  darf  angenommen  werden,  daß  die  Maschine  bei  sorg- 
fältiger Ausführung    bei    dieser  Belastung   gerade   noch  funkenfrei 

5 
arbeitet,   so  daß  zwischen  Leerlauf  und  —  Belastung  keine  Bürsten- 
verstellung erforderlich  ist. 

Die  Bürsten  müssen  so  eingestellt  werden,  daß  bei  Leerlauf 
sich  die  kurzgeschlossenen  Spulen  in  einem  Felde  von  der  mitt- 
leren Stärke  B^  bewegen,  wobei 

B^  =  AS( -'^' }-;i\  =  248  (1,82 +  3,05)  =  1210. 
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Bereehnuiig  der  Gewichte.     1.  Kupfergewichte: 

a)  Ankerkupfer: 

öj^^  =  2^  Z^g^.  8,9 -10-0  =  1218  129. 49 -8,9  10-*  =700  kg 

b)  Magnetkupfer: 

Gewicht  der  Nebenschlußwicklung: 
«^n^n^^n-ö»^' 10-*  =  12000- 130- 5,31 -8,9  10-*  =  735  kg 

Gewicht  der  Hauptschlußwicklung: 

«^A^Ä«fcM10-*  =  144.130  144-8,9.10-*  =  240kg 

Gesamtgewicht  des  Magnetkupfers: 

Qj^^  =  735  +  240  =  975  kg 
ffj^  =  ffj^  +  Gj^^  =  700  +  976  =  1675  kg 


^fca  700 

c)  Kommutatorkupfer: 

Q^j^  =  K{ß  —  6^  {L^  +  4  cm) .  Lamellenhöhe  •  8,9  •  10-»  = 
=  609  •  0,66 .  22 . 3,5 . 8,9  •  10-«  =  275  kg 

Gesamtes  Kupfergewicht: 

2{Q^  =  Q^^  +  G^^  +  Gfcj  =  700  +  975  +  275  =  1950  kg 
2.  Eisengewichte: 

a)  Gewicht  des  Armatureisenblechs: 

öea  =  (^«  +  n)  7,88  =  (350 +  45,5).  7,8  =  3100 kg. 

b)  Gewicht  der  Magnete: 

Gewicht  der  Magnetkerne:  (Stahlguß) 

2p Q^- Höhe  der  Magnetkerne. 7,86- 10-*  = 
=  12  1018 -26 -7,86. 10-»  =  2480  kg. 

Gewicht  der  Polschuhe: 
2i?Zp  5^  Äg- Höhe.  7,8. 10-8  =  12. 36- 40. 0,9 -2,5. 7,8  10-»  ^300  kg. 

Gesamtgewicht  der  Magnete  ohne  Joch: 

G^^=  2480  +  300  =  2780. 

c)  Gewicht  des  Jochs  (Stahlguß): 

G^j  =  Qy  Ji  •  mittlerer  Jochdurchmesser .  7,86  •  10—»  = 
=  594. 3,14. 319. 7,86. 10-»  =  4700  kg. 

Gesamtgewicht  des  Magnetsystems: 

G^6m+Ö^«y=  2780 +  4700  =  7480  kg. 
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Bereduiiug  der  Polsehvlif  om  und 
der  Feldknrvea.  Bekannt  ist  der  ideelle 
Polbogen  6^=44  cm.  Den  größten  Ab- 
stand zwischen  den  Polspitzen  wählen 
wir  vorläufig  2  cm  größer,  da  die 
Spitze  an  der  Eintrittseite  stark  gesättigt 
wird.  In  Fig.  365  (bezw.  366)  zeichnen 
wir  zuerst  die  untere  Begrenzungslinie 
des  Polschuhes  auf. 

Die  Abschrägung  der  Polspitze  an 
der  Eintrittseite  ist  so  gewählt,  daß  die 
Kommutierungszone  außerhalb  des  äußer- 
sten Teiles  der  Spitze  fällt.  Die  Kraft- 
röhrenlänge in  der  Kommutierungszone 
ist  nach  Gl.  124  S.  298 

ÄW^  +  äW^  —  äWj,     \ 

^--       1:6^;^        v/ 

Es  ist  nach  frOberem 


B.  =  AS 


V'i+^i> — ßi>       ' 


AW, 


=  245  (1,82  +  3,05)  =  1210. 
^Tr,=  9850;         .4TF,  =  2880. 
haben  wir  zu: 


0,75 -6^  ^5  =  0,75 -44 -248  =  8200 

h 
angenommen,  und  da  -^  ^  0,95  ist,  wird 


9850  +  2880  —  8200 
~"i,6-1210 


0,95  = 

=  2,2  cm. 
Für  die  in  dieser  Weise  gefundene 
Bürstenstellung   ergibt   sich  für  ^  =  0, 
i^=hc  und  &^  =  'bf  (Fig.  365). 


K=- 


24,7 


2  AS 

1,6-^a 
8200 


2-248    ,   62,8  —  24,7 


1,6.  2,35 


1,6-26 


=  3,1. 
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Diese  Leitfähigkeit  weicht  wenig  von  dem  angenommenen  Wert 
ab,  so  daß  wir  mit  dieser  Bürstenstellung  weiter  rechnen  können. 
Die  untere  Begrenzungslinie  der  Polspitze  ist  somit  bekannt,  und 
es  ist  jetzt  die  Stärke  derselben  festzulegen. 

Wir  zeichnen  jetzt  die  obere  Begrenzungslinie  schätzungsweise 
auf,  wofür  die  Polschuhformen  (Fig.  353,  S.  300)  gute  Anhaltspunkte 
geben.  Die  Röhren,  welche  von  der  oberen  Kante  des  Polschuhes 
ausgehen,  können  jetzt  aufgezeichnet  werden.  Wir  betrachten  bei 
der  weiteren  Berechnung  nur  die  Röhren  I'  und  W  (Fig.  366),  in- 
dem wir  den  Kräftfluß  durch  die  übrigen  Kraftröhren,  welche  von 
der  oberen  Polschuhfläche  ausgehen,  vernachlässigen.  Auf  die  Leit- 
fähigkeit der  Röhren  I'  und  W  hat  eine  etwas  falsche  Annahme 
der  oberen  Begrenzungslinie  des  Polschuhes  nur  einen  geringen 
Einfluß. 


Fig.  366.    Polspitze  in  halber  natürlicher  Größe. 

Zwischen  dem  Querschnitt  pq   und   dem  Ankereisen  wirkt  die 

MMK:  -—(^TFj  +  ilTFj.    Wir  machen  nun  die  weitere  Annahme,  daß 

die  Amperewindungen  ^/^  ÄW^  sich  gleichmäßig  über  die  6  cm  lange 
Polspitze   verteilen.      Man    erhält   somit   eine  Amperewindungszahl 

ato  =—- —  =  683  pro  1  cm  Länge  der  Polspitze;  hierdurch  ist  die 
■P  6 

mittlere  MMK,  die  auf  jede  zwischen  der  Polspitze  und  Armatur- 
fläche verlaufende  Röhre  wirkt,  bekannt.  Diese  MMKe  der  ein- 
zelnen Röhren    sind  (vergl.  Fig.  366): 

AWj  =  —  (^TF,  +  AW;)  —  5,5  aw  =  6365  —  3760  =  2605 
AWn  =  4  U^i  +  ^^^i)  —  ^'^  aw  =  6365  —  3080  =  3285 
AWnj=^{AWi-{-AW^)— 3,5  aw=  6365  — 2390  =  S91b 


2 

2  ^""'   '    ""'^       -»----j, 


AWjr=  —  (AW^  +  AW;)  —  2,5  aw^  =  6365  —  1710  =  4655 


Arnold,  Gleichstrommaschine.   IL   2.  Aufl.  22 
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äWv  =  —  {äW^  +  ilTF,)  —  1,5  aw^  =  6365  —  1030  =  5335 

AWvi  =  ^{äW^-^  AW;)  — 0,5  aw^  =  636b  —    340  =  6025. 

Die  Leitfähigkeit  der  Röhren  I,  II  und  I',  If  ergeben  sich  zu 

;ij  =  0,75;     ;iii=0,77;     V  =  0,7;     X/j=0,35, 

und  die  Kraftflüsse  dieser  Röhren  pro  Zentimeter  Ankerlänge  zu 

0j  -f-$/  =AWi  {kl  +A/)  =2605. 1,45  =  3770 

*ii+ *jj  =  ^^2j(^iT+ ^J/O  =  3285 . 1,12  =  3780. 

Die  Kraftfltisse  der  Röhren  III,  IV,  V  und  VI  würden,  in 
gleicher  Weise  ermittelt,  zu  große  Werte  ergeben,  weil  hierbei  die 
Änderung  von  AW^  unberücksichtigt  bliebe. 


/ü##  HWf/MJ 


Fig.  367.     Übertrittcharakteristik. 


Um  sie  zu  bestimmen,  berechnen  wir  zuerst  die  Übertritt- 
charakteristik (Fig.  367)  nach  der  auf  S.  313,  Bd.  I  beschrie- 
benen Art,  indem  wir  die  angenommenen  Induktionen  B^  als  Ordi- 
naten  und  die  dazu  berechneten  Amperewindungen  (Tab.  V,  S.  323) 

^{AW^-^-AW;)^  0,8  B,dk,-{-^ÄW^ 

als  Abszissen    auftragen.     Vom  Punkte  0    aus   werden    für   andere 
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Luftwege  ^^  Strahlen  gezogen,  deren  Abstände  von  der  Ordinaten- 
achse  gemessen  o,S 3,(6^ - S^kJ 

sind.  Tragen  wir  nun  die  Amperewindungen  ÄWju,  ÄWjVy  AWy 
und  AWyi  von  0  aus  auf  die  Abszissenachse  ab  und  ziehen  wir  aus 
den  Endpunkten  dieser  Strecken  Parallele  zu  den  zugehörigen 
Strahlen  d^,  so  ergeben  sich  aus  den  Schnittpunkten  dieser  Geraden 
mit  der  Übertrittcharakteristik  die  Induktionen 

5jjj=3250;       ^jy=4550;       5r=6250;      5fi  =  8000. 

Multiplizieren  wir  diese  Induktionen  mit  den  aus  Fig.  366  zu 
entnehmenden  zugehörigen  Querschnitten  der  Kraftröhren,  so  erhalten 
wir  die  Kraftflüsse  pro  1  cm  Ankerlänge 

*ii/=  3250- 1,1  =  3580 
4>jF  =  4550  1  =4550 
^y  =62501  =6250 
<ppj  =  8000  1     =8000. 

Durch  die  verschiedenen  Querschnitte  1,  2,  3  usf.  der  Pol- 
spitze gehen  also  die  Kraftflüsse: 

<Pi=<Pi+0y  =3770 

*o=  *i  +  */j  +  *j/=  7550 

$3  =  $^  +  *jjj=  11 130 

*^  =  *8  +  *iv  =  1 5  6  80 

*5=*4+*r  =21930 

*g=*5+*FJ  =  29930. 
Aus    der  Magnetisierungskurve  aw  =  f{Bj)  S.  280,   Bd.  I  ent- 
nimmt  man   die  den  Amperewindungen  pro  Zentimeter  a«;^  =  683 
entsprechende  Induktion  ^^  =  22000,  und  wir  finden  dann  in 

^*        B^        22000  ' 

*.         15680        ^„,^       „ 
«^  =  ^  =  -22000-  =  ^^^^'^"^ 

$^_^1930^_ 
^*        B^         22000 

*^         29930 


Q.  =  — ^  = *^—  =  1 , 3  6  c  m* 

^«        B  22000 


p 


22* 
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die  Querschnitte  der  Polspitze  an  den  verschiedenen  Stellen  pro 
1  cm  Ankerlänge.  Von  diesen  Querschnitten  ausgehend  wird  nun 
die  endgültige  obere  Begrenzungslinie  der  Polspitze  eingezeichnet 
(in  Fig.  366  ist  die  Polspitze  in  halber  natürlicher  Größe  dar- 
gestellt); hierbei  ist  zu  berücksichtigen,  daß  die  Hälfte  der  Bleche 
nach  pq  abgeschnitten  ist,  und  daß  der  Polschuh  aus  1  mm  starken 
Blechen  zusammengesetzt  ist,  so  daß  man  k^  =  0,d6  setzen  kann. 
Ist  der  Kraftfluß  durch  die  Röhren  r  und  IT  festgelegt,  so 
kann  man  nach  der  Formel  125,  S.  300  annähernd  den  Kraftfluß 
durch  die  Röhren  I  bis  VI  bestimmen.  Der  Kraftfluß  pro  1  cm 
Ankerlänge  für  die  Röhren  I'  und  ir  ergibt  sich  zu: 

^i  +  ^ii=ÄWrl/  +  ÄWnljj'  = 

=  2605 . 0,7  +  3285  •  0,35  =  2970. 

Der  Kraftfluß  pro  1  cm  Ankerlänge  für  die  Röhren  I  bis  VJ 
ergibt  sich  annähernd  zu: 

^i  bi,  yi  =  3,75  -  --^--p-^-^^^-—  6, M.  „= 

„„^       10100  4-2880  —  4100       „,       „,  „^^ 

Nach  dieser  Rechnung  wird  somit 

$^  =  25  200  +  2970  =  28170. 

Wie  man  sieht,  stimmt  der  so  erhaltene  Kraftfluß  annähernd 
mit  dem  genau  berechneten  überein.  Durch  die  Spitze  tritt  in  den 
Anker  der  Kraftfluß 


0^  =  Z.  <p^  =  36 .  29  930  =  1,07  •  10® 

ein.     Ist  <P   der   totale  Kraftfluß   pro  Pol    bei  Leerlauf,    so   ergibt 
sich  der  Kraftfluß,  der  durch  die  Fläche  hl^  in  den  Anker  eintritt,  zu 

*— <Pp  =  (13,6  — 1,07)  10«=  12,53. 10«. 

Der  konzentrische  Teil  des  Polbogens  wird  also 

4>—0p       12,5310«       ,^  , 

h  =  -     -  -^  =  - =  40,6 cm. 

B^li  863U-36  ^»"^"^• 

Nachdem  der  Polschuh  vollständig  bekannt  ist,  kann  jetzt  die 
Feldkurve  bei  Leerlauf  (Kurve  I,  Fig.  368)  aufgezeichnet  werden. 
Unter  dem  konzentrischen  Teil  der  Feldkurve  hat  die  Feldstärke 
den    konstanten    Wert  ^^^  =  8630.     An    der   Eintrittseite    sind   die 
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Kraftflüsse  0/,    0//,    0///  der  einzelnen  Röhren    bekannt,    woraus 
sich  die  Feldstärken 

Bi=  1260;  -Bjj=  2190. 

unter   der  Polspitze   ergeben,    während  die  Feldstärken  Bjut  BjVf 
By,  Byj  bereits  früher  gefunden  wurden  (S.  339). 

Für  die  ungesättigte  Polspitze  der  Austrittseite  werden  die  Feld- 
stärken in  gewöhnlicher  Weise  (s.  S.  320,  Bd.  I)  durch  Aufzeichnen 
der  Kraftröhren  ermittelt. 


ritm 


Um  die  Feldkurve  bei  Belastung  zu  bestimmen,  nehmen 
wir  vorläufig  an,  daß  die  neutrale  Zone  des  Zusatzfeldes  mit  der 
Polschuhmitte  zusammenfällt.  Die  Feldstärke  an  der  Eintrittseite  ist 
bei  Belastung  so  stark  geschwächt,  daß  die  Polspitze  als  ungesättigt 
angesehen  werden  kann,  da 

^ÄW^  =  0,31b  h^ÄS<:0,bbiÄS  ist. 

Die  magnetische  Potentialdifferenz  zwischen  einem  Punkte  des 
Polschuhs    und    dem  gegenüberliegenden  Punkte  des  Zahnfußes  ist 

bei  Leerlauf  gleich  -^{^^lo  ~\~  ^^go)  ^"^  ^®^  Belastung  gleich 
-2-(^^^io  +  ^^.o)  +  (^-^)'^'Sr=6365-|-(6,-5^).248  (s.  Fig.  288, 

S.  325,  Bd.  I).  Trägt  man  nun  in  die  Übertrittscharakteristik  (Fig.  367) 
die  an  irgend  einem  Orte  herrschende  magnetische  Potentialdifferenz 
bezw.  Amperewindungszahl  ein,  so  gibt  uns  die  zugehörige  Ordinate 
die  in  diesem  Punkte  auftretende  Feldstärke.  Der  unter  dem  kon- 
zentrischen Teil  des  Polschuhs  gelegene  Teil  der  Feldkurve  III  ent- 
spricht  somit    dem  Teil  mn  der  Übertrittscharakteristik  (Fig.  367). 
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Für  die  Polspitze  bestimmen  wir  das  Feld  bei  Belastung,  in- 
dem wir  die  MMK  =  ^{äW^^-{~  äW^^)  +  (6,  —  h^)ÄS  auf  die  Abs- 
zissenachse der  Leerlaufcharakteristik  auftragen  und  aus  den  End- 
punkten dieser  Strecken  Parallele  zu  den  zugehörigen  d^- Strahlen 
ziehen.  Die  Schnittpunkte  dieser  Geraden  mit  der  Übertrittscharak- 
teristik geben  uns  dann  die  Induktionen. 

Zur  Ermittlung  der  Feldstärke  im  Räume  zwischen  den  Polen 
wird  zuerst  das  Zusatzfeld  (angenähert  das  Ankerfeld)  aufgezeichnet. 
Die  Feldstärke  dieses  Zusatzfeldes  berechnet  sich  wie  folgt  (vergl. 
Fig.  288,  S.  325,  Bd.  I): 

'         ''^    "  0,8-^  ^         0,8-xf 

Für  Punkte  links  von  der  Bürstenmitte  f — g  (Fig.  368)  ist  für 
b^  das  untere,  für  Punkte  rechts  von  der  Bürstenmitte  ist  für  b^ 
das  obere  Vorzeichen  gültig. 

In  dieser  Weise  bestimmen  wir  denjenigen  Teil  der  Feld- 
kurve U  des  Ankerfeldes,  der  zwischen  den  Polen  liegt.  Die  Or- 
dinaten  der  Kurve  II  addieren  wir  zu  denen  der  Kurve  I  und 
erhalten  die  Feldkurve  zwischen  den  Polen  bei  Belastung 
(IZI  in  Fig.  368). 

Planimetriert  man  die  Feldkurve  bei  Belastung,  so  ergibt  sich 
der  gleiche  Inhalt  wie  für  die  Feldkurve  bei  Leerlauf.  Dieses 
Resultat  wurde  nicht  gleich  erhalten,  sondern  es  wurden  ver- 
schiedene neutrale  Zonen  des  Ankerfeldes  angenommen  und  die 
Feldkurve  bei  Belastung  konstruiert.  Es  zeigte  sich,  daß  für 
Q  =  2,4  cm  der  Inhalt  der  Feldkurven  bei  Leerlauf  und  Belastung 
gleich  wird. 

Für  die  angenommene  Bürstenstellung  ergibt  sich  eine  Leit- 
fähigkeit 

B,   _    1400   _ 

welche  fast  mit  dem  angenommenen  Wert  X^  =  3,05  übereinstimmt. 
Die   Amperewindungen    bei  Belastung    sind    nach    dieser 
Feldkurve  gleich 

AW,  =  AW,^-]^ÄW^,-ÄW^^-{-ÄWj,-ÄW.^-\-2ib,  +  Q)ÄS 
=  163204-(2420  — 1800)+(1440  — 1140)  +  2(7,0  +  2,4)248 
=  16  320  +  620  +  300  +  4660  =  21 900 . 
Dieser  Wert  weicht  von  dem  früher  berechneten  Wert  ^1^^^=20925 
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(S.  326)  ab,^)  so  daß  nun  die  Hauptschlußwicklung  nochmals  geprüft 
werden  muß. 

Die  Amperewindungszahl  pro  Pol  beträgt  jetzt: 

A  W         ß  ß 

--'^  =  — (21900  — 16320)  =  — -5580  =  2790. 
ap         U  12 

Es  sind  somit  pro  Pol  für  die  Hauptschlußwicklung 

2790-4 

^12,5  Windungen   erforderlich.     Es  wird  sich  jedoch  bei 


910 

der  Ausführung  empfehlen,  die  Windungen  auf  13,5,  also  «7^  =  12  - 13,5 
=  162,  zu  erhöhen.  Die  eventuelle  Überkompoundierung  der  Ma- 
schine kann  alsdann  nachträglich  durch  eine  Nebenschließung  aus- 
geglichen w^erden. 

Wegen  des  beschränkten  Wicklungsraumes  ändern  wir  nun  die 
Querschnittsdimensionen  auf  5,4X2,7  mm  ab  und  erhalten: 

q^=  146  mm*, 

910         ,  ,^   ,         /       , 
s^  =  — --^  =  1,56  Amp./mm* 

In  Fig.  363,  S.  328  sind  die  richtigen  Abmessungen  der  Haupt- 
schlußwicklung eingezeichnet. 

Infolge  der  Erhöhung  der  Hauptschlußwindungen  verändert 
sich  auch  das  Kupfergewicht  der  letzteren,  welches  jetzt: 

«^Ä^ffA- 8,9 -10-^  =  162. 130- 146-8,9 -10-^  =  275  kg 

beträgt. 

Es  wird  alsdann  (vergl.  S.  335): 

Gj^^  =  735  +  275  =  1010  kg 

Ö^*  =  ^ka+^.n,  =  700 +1010  =  1710  kg 

-^(^k)  =  ^ica  +  ^k«.  +  ö*fc  =  700  +  1010  +  275  =  1985  kg 

Qr,^  1010      ,   _ 

^^  = =  1  44 

G^^        700    ' 

Auf  Grund  der  vorgenommenen  Änderungen  ergeben  sich 
ferner  folgende  Werte: 

,  .,2.130.Hi 

*'=  4 -57dö:i4-6— "•*"»'' 
Tr^=  9102.0,0019  =  1570  Watt 


^)  Die  Differenz    zwischen    den  Werten    von  AWn  rührt  daher,   daß  bei 
der  ersten  Berechnung  AWr  zu  klein  eingeführt  wurde. 
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52600       _     cm* 

^•~~1570-f4"26Ö~     Watl; 

r^  =  _^^  =  55,50C. 
"*        9,5 

TF^  =  38705Watt 

500000  _ 

75.  Nachrechnung  eines  Doppelschlußgenerators  mit  Wende- 
polen, 650  KW,  100  Umdr.  pro  Min. 

Wir  nehmen  an,  das  Modell  der  im  ersten  Beispiel  berechneten 
Maschine  sei  vorhanden  und  die  Maschine  soll  für  die  gleiche  Klem- 
menspannung und  Umdrehungszahl  unter  entsprechender  Erhöhung 
der  Leistung  mit  Wendepolen  ausgerüstet  werden. 

Die  Maschinenleistung  kann  auf  mindestens  650  KW  bei  100 
Umdr.  pro  Min.  erhöht  werden.  Wir  werden  uns  im  Nachfolgenden 
auf  die  Nachrechnung  beschränken,  indem  wir  die  Verhältnisse, 
welche  sich  bei  der  Durchrechnung  ergaben,  als  bekannt  voraussetzen. 

Der  äußere  Ankerdurchmesser  wurde  um  2  cm  vergrößert  und 
die  Polkerne  dementsprechend  kürzer  gemacht.  Bei  langsam  laufen- 
den Maschinen  genügt  es,  die  Zahl  der  Wendepole  gleich  der  halben 
Zahl  der  Hauptpole  zu  machen.^)  Die  Vorteile,  die  man  dadurch 
erreicht,  sind  kleinerer  Kupferverbrauch  und  größere  Stabilität  des 
Wendefeldes. 

Die  Abmessungen  ergaben  sich  wie  folgt  :^) 

Außendurchmesser  des  Ankers D  =  242  cm 

Innendurchmesser  des  Ankers i>^=196,4*cm 

Länge  des  Ankers  mit  Luftschlitzen ^^  =  36*       „ 

Länge  des  Ankereisens  ohne  Luftschlitze  ....      1=32         „ 

Anzahl  der  Luftschlitze 4äl  „ 

Luftraum,  einseitig ^  =  0,5        „ 

Anzahl  der  Pole 2  p  =  12* 

Ideeller  Polbogen 6^  ==  43  cm 

Durchmesser  des  Magnetschenkels D,„  =  36*  „ 

Höhe  des  Magnetschenkels  ohne  Polschuh     ...        =  24   „ 

Jochquerschnitt Qy=594*cm* 

Anzahl  der  Wendepole 6 

*)  D  R.P.  des  Verfassers  179282. 

*)  Die  mit  *  versehenen  Abmessungen  stimmen  mit  denjenigen  des  Bei- 
spiels 1  überein. 
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Polbogen  des  Wendepolschuhes 6^  =  5,6  cm 

Länge  des  Wendepolschuhes i^=36    „ 

Querschnitt  des  Wendepolschenkels Q^^=160cm* 

Luftraum  unter  dem  Wendepol ^,^==0,5  cm 

Ankerwicklung: 

Anzahl  der  Nuten Z=410 

Abmessungen  der  Nuten 7,5  X  45  mm 

Stäbe  pro  Nut ^n  =  2 

5  X  19 

Abmessungen  der  Stäbe — ——mm 

5,8  X  19*, 8 

Reihenparallelwicklung  mit a=2. 

Magnetwicklung  der  Hauptpole. 

1.  Nebenschlußwicklung: 

Pro  Spule 1060  Windungen 

T^    ,  ^ ,      ,  yö30  Windungen 2,3/2,7 

Drahtdurchmesser     .    .     <  r-on  ttit-  ^  o  ^  ;o  o 

\530  Wmdungen 2,4/2,8 

Schaltung  der  Spulen:  Serie. 

2.  Hauptschlußwicklung: 

Pro  Spule 6  Windungen 

Abmessungen  des  Leiters: Kupferband  4,7X75  mm 

Schaltung  der  Spulen:    2  parallele  Zweige  k  6  Spulen  in  Serie. 

Magnetwicklung  der  Wendepole: 

Pro  Spule 12  Windungen 

Abmessungen  des  Leiters 17  X  35mm 

Schaltung  der  Spulen:  Serie. 

Kommutator: 

Durchmesser 2>^=100cm 

Länge 1/^=18*    „ 

Lamellenzahl Ä  =  410 

Anzahl  der  Bürstenstifte 12* 

Bürsten  pro  Stift 5* 

Bürstenabmessungen      2  X  3*  cm 

Die  weiteren  Abmessungen  sind  aus  Fig.  369  ersichtlich. 

Naehredumng  der  Maschine.     650  KW,  100  Touren,   550  Volt. 
Stromstärke  der  Maschine: 


650  1000 
~550 


Ja  =  — r  k/^ —  =  ^^ö^  A™P- 
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Ideelle  Ankerlänge: 


Z.  =  Zj— |n.6.  =  36  — -^-.4.1^34,7cm. 


Maschinenkonstante : 

D^l^n        242^- 34,7- 100  _ 


KW 


650 


31,5  10*. 


Polteilung : 


71 D       71-242       _.  _ 
T  =  - —  =      .^     =  63,2  cm 


2  p 


12 


'"'-^'-^-».»«- 


Fig.  369. 


Umfangsgeschwindigkeit  des  Ankers: 

v=      —  -  =  12,6  m/sec. 
60  100  '       ' 

Ankerwicklung. 

Anzahl  der  Stäbe  =  M„Z=2.410  =  820. 
Kommutatorschrjtt : 

K+a       410  —  2 


2/fc  = 


=  68. 


p  6 

Teilschritte :    ^/i  (Spulenweite)  =  69 ;  ^j  =  67. 
Stromstärke  pro  Ankerzweig: 


Stabquerschnitt: 


2a        22 


g^  =  5-19  =  95mra^ 
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Stromdichte  im  Ankerstab: 

Ä„  ==  -^  =  — -  =  3, 1  Amp/mm^ 

Spezifische  Ankerbelastung: 

,^       LN        295-820       „,„ 
nD  jr-242 

Länge  einer  halben  Ankerwindung: 

Z„  ^  ^1  +  1,4  T  +  5  cm  =  36  +  1 ,4 .  63,2  +  5  =  129  cm. 
Ankerwiderstand  warm: 


LN 


«       (2  a)«.  5700 -g, 
Induktionen  bei  Leerlauf. 

KraftfluJQ  bei  Leerlauf: 


(1  +  0,004  !rj  =  -^^^-?,,  1,2  =  0,0146  Q 


16-5700.95 


^       T.  ö  60  .^8       550-1-60-10«       .o..^« 

^  =  P^  —  10«  =  -— r— -r— — TT-  =13,4.10*. 

N  pn  820. 3  100 


Luftinduktion : 


_    <P  _  13,4- 10* 
^~hh  ~  34,7. 43  '' 


: 8980. 


Am  Kopf 


In  der  Mitte 


Am  Fuß 


Zahnteilung  .... 
Zahnbreite  .... 
Ideelle  Zahninduktion 


18,0 

11,0 

18200 


18,2 

10,7 

18700 


17,9 

10,4 

19200 


Induktion  im  Ankereisen: 

0  13,4-10« 


-B.= 


=  12800. 


2k^lh        20,9.32. 18,1 
Kraftfluß  im  Hauptpol  bei  Leerlauf: 

*^  =  0*^1,18- 13,4. 10«  =  15,8- 10«. 
Querschnitt  des  Magnetschenkels: 


Q   =-D  «  =  -36-: 


:  1017,9  cm^ 


Magnetinduktion : 

"       Q^         1017,9 
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Jochinduktion : 

0  15,8. 10*       ,„„^^ 

B.=  — "^  =  —  -  =  13  300. 

^       2'Qj         2. 594 

Kommntator: 

2>fc=100cm,    Lfe  =  18cm,    1^=410. 

Lamellen  teilnng : 

-       TtDj^      ^100       ^^^ 

ümf  aDgsgeschwindigkeit  : 

nDj^n        ^100100        ,  ^,      , 

t;,ss= =^ —  = -  =  5,25m/sec. 

*       60- 100  60. 100  '         ' 

Totale  Bürstenfläche: 

j;  =  12.5.6  =  360cm^ 

Stromdichte  unter  den  Bürsten: 

2J        2. 1180       ^,, 

s  =-  "= =  6,55. 

Fj^  360  ' 

Übergangsverlust : 

W^  =  2  J  P/;^  J^  =  1,5 .  1180  =  1770  Watt. 
Reibungsverlust : 
TF^  =  9,81 -v^Pj^^ß  — 9,81 -5,25 .360.0,15.0,25  =  695  Watt. 

Totaler  Kommutator verlust: 

Tf;  +  l^;=  1770  +  695  =  2465  Watt. 
Spezifische  Abkühlungsfläche: 

«*  =  T^^;  +  Tr/^  +  ^'^  ''^^  =  ~T465""  ^^^^^  =  ^'^  cmVWatt. 
Temperaturerhöhung  des  Kommutators: 

^^  =  .?  =  lf>0^290C. 
'       a,        3,5 

Induktionen  bei  Vollast. 

Mittlere  Windungslänge  der  Hauptschlußwicklung  ^^  =  126  cm. 
Widerstand  der  Hauptschlußwicklung: 

Mittlere    Windungslänge    der    Wendepolwicklung    l^  =  80  cm. 
Widerstand  der  Wendepolwicklung: 

^'  =  5700:,7 (^  +  «'«^^^^)  =  5700^1^ •  '>'  =  «■««^'  ^- 
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Totaler   Widerstand    der   Anker-,    der   Hauptschluß-   und   der 
Wendepolwicklung : 

K  +  ^h  +  ^c  =  0,0146  +  0,0014  +  0,0017  ^  0,018  Q. 

Ohm'scher  Spannungsabfall: 

J^(ie^  +  ie^  +  iej=  1180 -0,018  =  21,2  Volt. 

Induzierte  EMK  bei  Vollast: 

E^  =  550  +  21,2  +  1,8  =  573  Volt, 

wobei   der  Spannungsabfall  unter  den  Bürsten  gleich  1,8  Volt  ge- 
setzt ist. 


Kraftfluß  bei  Vollast: 

*         ""  N  pn 
Luftinduktion: 


573  16010» 
820-3.100 


14- 10«. 


*.         14. 10« 

Ideelle  Zahninduktionen: 

Am  Kopf 19000 

In  der  Mitte     .    .    .  19500 

Am  Fuß 20100 

Induktion  im  Ankereisen  bei  unerregten  Wendepolen: 


B„  = 


^. 


14. 10« 


2'k^lh 


13400. 


2  0,9 -32  18,1 
Kjraftfluß  im  Hauptmagnet  bei  Vollast: 

$^  =  o<Pjr>il,18.14  10«=16,5.10«. 

Magnetinduktion : 

0^       16,5  10«       _^^^ 
-ßm  =  TT  =    .'„  ^-  =16 200. 
"•        Q^        1017,9 

Jochinduktion  bei  unerregten  Wendepolen: 
0j         16,5. 10«       .„^^^ 
^^=-2^:=  -2^94-  =  ^^«^^- 
Wendepole. 

Leitfähigkeiten  des  Streukraftflusses  (siehe  Fig.  370):    ** 


'^ 


X^  =  0,921og,o  ^  '-  =  0,921og,o  '^-'-  =  0,53 


rg'H 


rwjf 


2r, 


2. 7,5 


Fig.  370. 


Digitized  by 


Google 


350  Sechzehntes  Kapitel. 

^,—  0,8;     Z,=  93;    A,f=2,U 

J^Ns^K  +  K,  +  0,5  A.  f  =  3,4  +  0,53  +  1,07  =  5,0. 

Aus  der  Aufzeichnung  der  Kraftlinien  ergibt    sich   A^^  =  l,88. 
Feldstärke  unter  dem  Wendepol: 

Breite  der  Kommutierungzone: 

*i  +  2>D  —  -  ßD=  18,5  +  48,4  —  6,2  =  60,7  mm. 

Breite  des  Wendepoles: 

6^  =  56  mm  ^3*1. 

Ideeller  Polbogen  des  Wendepoles: 

^i=^t.  +  4'5<*t.  =  0,6  +  4,5. 0,5  =7,85  cm. 

Ideelle  Wendepollänge: 

/.,..  =  /,.  =  34,7  cm. 

Kraftfluß  des  Wendepols: 

^t.a  =  ^,.z«^«,i?,..  =  3140.7,8ö.34,7:=0,86.10« 

*t.m=^k^,.a=  13-0,86.10«=  1,56.10«. 

Es  ergeben  sich  jetzt  folgende  Kraftflüsse: 

^f       ^m+^t.«         16,5  +  1,56       ^-       ^^^     ^^ 
0!  =  —^-\ — «L?«=   _J_  il_J —  -10«  =  9,03. 10« 

*."=-^?-=   L6.^.^  .10«=  7.47.10« 

$;'=-^-/..=   li:^o.-«6    .io«  =  6,67.io« 

*;=*„+*P  =  (l6,5+^2-).10»=17,28-10'' 
*«=  *«  -  V  =  (^®"^~'^4^)'^^'=  15,72-10« 
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$/=   $+^  =  ^144.^)  .10«=  14,43.10« 

^l'=    0—^=^4  —  ^)    .10«=  13,57. 10«. 

Hieraus  ergeben  sich  noch  folgende  Induktionen: 

B!   =   15200  Bj'  =    12600 

B^  =   14300  BJ^'  =   12600 

B!^  =  16900  B'^   =   15400 

B{   =      9700  B"  =     9120 

/19600  /18400 

Bj  =J  20200  BJ'  =1 19000 

U08OO  U96OO 

B^^=     9750  B^^^,,^,=     6500. 

Kraftlinienlängen  der  verschiedenen  Kreisteile: 

^  =  0,5  cm;     Äj^  =  l,12cm;     2^,=  9  cm;     L^  =  60cm; 

L^  =  bbcm;     Ly=76cm;     — L^^  =  30cm. 

Amperewindungen : 

AW/  =36-38  =1370 

^F;^'  =  19-27,5  =    525 

^Fi=71.30  =2130 

AW/  =0,8- 1,12.0,5. 9700  =  4350 
AWJ  =  265 . 4,5  =1190 

2'^Tr  =  9ö65 
^Tf^y'=:  16-38  =    610 

^Tr/=  10-27,5  =    275 

^tf;;;  =39.30  =1170 

^TF/'=  0,8. 1,12- 0,5. 9120  =4100 
^Tr/'=  150.4,5  =  675 
2*^1^"  =  6830 
AW^^  =0,8. 1,120,5. 3140  =  1410 
^^.m=  7,4.30  =  225 
ÄW^^  =  l,l^^,b  _= 5 

2•^^^^  =  l640 

Für   geradlinige   Kommutation    erforderliche    Amperewin- 
dungen eines  Wendepoles: 

^^^^~^®^^+ 1640  +  -/- 318  =  3010 +10080  =  13090 


2  '  '2 
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Vorhandene  Amperewindungszahl  pro  Pol  (s.  S.  345): 
1180- 10=  11800. 

Diese  ist  kleiner  als  die  für  geradlinige  Kommutation  erforder- 
liche und  es  ist  später  zu  prüfen,  ob  die  hierdurch  hervorgerufene 
fehlerhafte  Feldstärke  zulässig  ist. 

Spezifische  Abkühlungsfläche 

a^=12,5  cmV'^att; 
Temperaturerhöhung  der  Wendepolwicklung 

Nebenschlnßwicklang.     Totale  Amperewindungen  bei  Leerlauf: 

^TF^^  =  81000. 
Mittlere  Windungslänge  der  Nebenschlußwicklung: 

Z^  =  jr.42  =  132  cm. 
Querschnitt  der  Nebenschlußwicklung: 

«n  =  -tZa\-  (1  +  Ö'ÖÖ^  ^m)  (l'ÖÖ  -f-  1,1)  = 


5700. P 
81000- 132 


5700-500 


1,2- 1,07  =  4,35  mm*. 


Wir  haben  pro  Pol  530  Windungen  mit  ^  2,3/2,7  mm  (Quer- 
schnitt 4,15  mm*)  und  530  Windungen  mit  ^  2,4/2,8  mm  (Quer- 
schnitt 4,55  mm*).     Es  ist  somit  der  mittlere  Querschnitt: 

4,15  +  4,45        ...        • 
3n  = -^ =  '*>35  mm* , 

also  gleich  dem  erforderlichen. 

Nebenschlußstromstärke  bei  Leerlauf:  i^^  =  6,35Amp. 
Stromdichte:  ä^=  1,46  Amp/mm*. 

Widerstand  der  Nebenschlußwicklung  (warm):  B^  =  81,5ß 
Spezifische    Abkühlungsfläche    der    Magnetspulen:    a^  =  10,8 

cm*/Watt. 
Temperaturerhöhung:  T^ ^v  56^  C. 

Hanptschlaßwicklung.    Amperewindungen  pro  Kreis  bei  Vollast,  aus- 
schließlich der  entmagnetisierenden  Amperewindungen: 

2'^TF'  +  2'^TF"  =  16395. 
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Fig.  371. 


Da  die  Bürsten  in  der  geometrisch  neutralen  Zone  stehen,  haben 
wir  hier  nur  die  entmagnetisierende  Wirkung  durch  die  Quermagne- 
tisierung, zu  berücksichtigen.*) 

Diese  Amperewindungen 
lassen  sich  mit  genügender 
Genauigkeit  nach  der  auf 
Seite  312,  Bd.  I  beschriebenen 
Methode  aus  der  Übertritt- 
charakteristik bestimmen.  In 
Fig.  371  ist  die  Übertritt- 
charakteristik aufgezeichnet. 

Die  Gerade  A  C  entspricht 
dem  oben  für  Vollast  ge- 
rechneten Wert  Bi  =  9380, 
welcher  sich  aus  der  Formel 
^5  =  B^  l^  b^  ergibt.  Die  Lage 
von  Ä  und  C  auf  dieser  Ge- 
raden  ist   so    gewählt,    daß 

ÄC==2'biÄS  ist  und  die  Fläche  ÄEBÄ  gleich  der  Fläche  BCDB 
ist.  Es  liegt  F  in  der  Mitte  zwischen  Ä  und  C  und  BF  ist  somit 
gleich  der  Zahl  der  entmagnetisierenden  Amperewindungen  pro  Kreis. 
Diese  ergeben  sich  zu  ca.  4000. 

Somit  erhalten  wir  die  totalen  Amperewindungen  bei  Vollast 
AF;=i?ilTF^  =  6-(16395  +  4000)  =  122400, 
und  die  totalen  Amperewindungen  bei  Leerlauf  -41^,^  =  81000. 

Die  Hauptschlußwicklung  muß  somit  122400  —  81000  =  41400 
Amperewindungen  liefern. 

Windungen  der  Hauptstrom wicklung: 

41400       ^, 

w^  = ^^Si  35. 

*        1180  — 

Schaltet  man  die  Spulen  in  zwei  parallele  Ejeise,  so  wird  die 

35 

Windungszahl  pro  Spule -r-^  6. 

6 

Querschnitt  der  Hauptschlußwicklung:  g^  =  2-352mm*. 

Stromdichte:  s^=l,46  Amp/mm^ 

Widerstand    der  Hauptschlußwicklung  (warm):  =0,0014  ß. 

Spezifische  Abkühlungsfläche:  a^  =  1 2  cm7 Watt. 

Temperaturerhöhung :  ^  50^  C. 


^)  Im  allgemeinen  stehen  die  Bürsten  nicht  genau  in  der  neutralen  Zone. 
Werden  sie  in  der  Drehrichtung  verstellt,   so  wirkt  ein  Teil  des  Wendefeldes 
gegenkompoundierend  und  ein  Teil  der  Ankerampere  Windungen  entmagnetisie- 
sierend.     Die  Erregung  muß  dann  entsprechend  erhöht  werden. 
Arnold,  Gleicbstrommascbine.   II.   2.  Aufl.  23 
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1950     ,, 
5000     „ 

43390  Watt 


Verluste.  Die  Eisenverluste  wurden  mit  den  Induktionen,  die 
bei  unerregten  Wendepolen  auftreten,  der  Hysteresiskonstante  0^=2, 
und  der  Wirbelstromkonstante  a^  =  15  gerechnet. 

Es  ergaben  sich: 

Eisenverluste ^«  =    8670  Watt 

Stromwärmeverlaste  in  der  Ankerwicklung  .     .     1^^^^=  20300     ,, 

Kommutatorverluste ^t*  +  ^r  =    2465     „ 

Verlust  im  NebenschluJJkreis TF^=3175     „ 

Stromwärmeverlust  in  der  Wendepolwicklung  .     W^  =    2370     ^ 
Stromwärmeverlust  in  der  Hauptschlußwicklung     Wji  = 

Lager-  und  Luftreibung W^  ==^ 

Totale  Verluste  W^ 

Wirkungsgrad  bei  Vollast  ?;  =  93,7  *^/o. 

Abkühlung  des  Ankers.  Die  spezifischen  Abkühlungsflächen 
des  Ankers  ergeben  sich  zu: 

a^  =  7,95  cm7Watt ;     a,^  =  7,46  cm*/ Watt ;     a^  =  30,8  cm^Watt. 

Bei  guter  Ventilation  des  Ankers  wird  die  Temperaturerhöhung 
50*^  C  nicht  überschreiten.  Wählen  wir  die  Abkühlungskonstante 
C^=350,  so  wird  die  Temperaturerhöhung  ca.  44®  C. 

Nachrechniing  der  Maschine  auf  Kommutierung.  Wir  zeichnen 
die  Magnetisierungskurve  des  Wendepolkreises  auf,  indem  wir  für 
vei-schiedene  Luftinduktionen  unter  dem  Wendepol  B^^  die  Ampere- 
windungen suchen,  die  erforderlich  sind,  um  diese  Induktionen  zu 
erzeugen. 

Für 


B^^=31A0 


eine  Induktion 
wurde  die 
Rechnung  auf  Seite  350 
durchgeführt.  Wir  fan- 
den J-T^V=3010.  Die 
Kurve  I  Fig.  372  stellt 
die  so  berechnete  Mag- 
netisierungskurve dar. 
Jede  Amperewindungs- 
zahl äWx  entspricht  ei- 
nem bestimmten  Be- 
lastungsstrom. Bei  ei- 
nem Belastungsstrom  von 
1000  Amp.  z.  B.  ist  die 
Amperewindungszahl  auf 
einem  Wendepol  1 000  •  10 
=  10000,    die   Ampere- 
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wmdTmgszahl^'ÄS=-^'  269  =  8550  (bei  J=  1000  ÄS=^  269)  und 

a  2 

somit  äWn=  1000  —  8550  =  1450.  Da  ferner  ÄWy  und  J  propor- 
tional sind,  so  können  wir  auch  die  vorhandene  Induktion  B^^ 
in  Abhängigkeit  vom  Belastungsstrom  J  darstellen,  indem  wir  einen 
neuen  Abszissenmaßstab  zufügen. 

Die  für  eine  geradlinige  Kommutation  erforderliche  In- 
duktion 5^j,  welche  nach  der  Formel 

gerechnet  wird,  ist  ÄS  und  somit  dem  Belastungsstrom  J  propor- 
tional. Bei  Vollast  (J=1180)  fanden  wir  (s.  S.  350)  die  erforder- 
liche Induktion  gleich  3140.  Tragen  wir  somit  den  Punkt  J=  1180, 
-B^j  =  3140  in  Fig.  372  ein  (Punkt  P)  und  ziehen  wir  durch  Pund 
0  eine  Gerade,  so  gibt  uns  diese  Gerade  für  jeden  Belastungsstrom 
die  für  eine  geradlinige  Kommutation  erforderliche  Induktion  B^^. 
Die  Ordinatendifferenz  der  Kurven  I  und  II  gibt  uns  die  fehler- 
hafte Induktion  ^-B^,.  Wie  Fig.  372  zeigt,  ist  bei  Vollast  ^B^^ 
=  1180;  für  kleinere  Belastungen  wird  der  Fehler  kleiner. 

Durch  diesen  Fehler  wird  eine  Kurzschlußspannung  in- 
duziert 

JtL 

=  9,3  Volt 

Dieser  Wert  bleibt  unter  der  zulässigen  Grenze.  Nehmen  wir 
11  anstatt  10  Windungen  pro  Wendepol,  so  geht  die  Gerade  I/in  die 
Gerade  III  über  und  die  Kurzschlußspannung  A  e^  wird  bedeutend 
kleiner. 

Wir  müssen  ferner  noch  die  effektive  Reaktanzspannung 
prüfen: 

ß  N 

Ankerkonstante : 


^liVÄS- 10-6  =  2 .  34,7  •  12,6  •  318  •  lO"«  =  0,278, 

Es  ist 
^.,  =  l,25^=l,25|i  =  2,34 

23* 
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X,.  =  0,92  log,„^i' -^^  =  0,92  log,o  -„^i^^  =  1,77 


Setzen  wir  für  massive  Wendepole  Ä^=l,2,  so  wird: 

Ax,  =  2,34+ 1,77 +  2,14 +  (1,2  — 1)1,77.^  =  6,43 
Effektive  Reaktanzspannung 

e  =t(^lyAS\ Ilz  10-«  =  ^,^? •  0,278 •  6,43  =  0,545  Volt. 
'       K\^  I  25,1 

Gewichte.  Die  Eisengewichte  sind  die  gleichen,  wie  bei  der 
Maschine  im  Beispiel  I.     Ferner  ist: 

Gewicht  des  Wendepoleisens  .     .  =  225  kg 

Gewicht  des  Ankerkupfers      .     .  =  890  „ 

Gewicht  des  Nebenschlußkupfers  =  650  „ 

Gewicht  des  Hauptschlußkupfers  =  285   „ 

Gewicht  des  Wende  pol  kupfers     .  =  240  „ 

Nehmen  wir  die  Lamellenhöhe  des  Kommutators  gleich  3,5  cm 
und  die  totale  Länge  des  Kommutatore  gleich  1/^^  + 4  cm  =  22  cm, 
so  wird  das  Gewicht   des  Kommutatorkupfers  =  215  kg. 

Totales  Kupfergewicht  2* ((rj  =  2280  kg. 

Ein  Vergleich  dieser  Maschine  mit  der  Maschine  ohne  Wende- 
pole des  ersten  Beispiels  zeigt,  daß  der  Kupferaufwand  um  330  kg 
gestiegen  ist. 

Es  ist  somit  zu  untersuchen,  ob  der  Mehrpreis  infolge  des  er- 
höhten Aufwandes  an  Kupfer  durch  die  erhöhte  Leistung  gedeckt 
wird.  In  den  meisten  Fällen  wird  dies  zutreffen.  Doch  auch  dann, 
wenn  die  Preise  zweier  Maschinen,  die  eine  mit,  die  andere  ohne 
Wendepole,  die  gleichen  sind,  ist  die  Wendepolmaschine  vorzu- 
ziehen, weil  sie  ein  funkenfreies  Arbeiten  auch  bei  stark  stoßweiser 
Belastung  sichert.  Was  die  Verluste  anbelangt,  so  zeigt  die  Rech- 
nung, daß  sie  im  allgemeinen  ungefähr  denjenigen  einer  Maschine 
ohne  Wendepole  gleich  sind,  jedoch  wird,  da  ein  kleiner  Luftraum 
zulässig  ist,  allgemein  bei  Wendepolmaschinen  der  Erregerverlust 
und  somit  der  konstante  Verlust  kleiner  sein,  so  daß  dadurch  ein 
besserer  Wirkungsgrad  bei  kleineren  Belastungen  erzielt  wird. 

Die  Maschine  wurde  mit  2  Stäben  pro  Nut  und  a  =  2  aus- 
geführt, könnte  jedoch,  da  keine  besonders  schwierigen  Kommu- 
tationsverhältnisse  vorliegen,  auch  mit  4  oder  6  Stäben  pro  Nut  und 
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a  =  3  ausgeführt  werden.  Bei  der  Wahl  vona=2,  ist  es  jedoch 
wegen  dem  großen  Werte  von  i^  =  296  Amp.  pro  Stab  zu  emp- 
fehlen, nur  2  Stäbe  in  einer  Nut  anzuordnen. 

76.  Berechnung  eines  Wendepolmotors,  15  PS, 
200-1200  Umdr.  pro  Min. 

Es  ist  ein  Nebenschlußmotor  für  15  PS  Dauerleistung,  regulier- 
bar von  200  auf  1200  Touren  und  für  eine  Klemmenspannung 
P=  220  Volt  zu  entwerfen.  Die  Tourenregulierung  soll  nur  durch 
Änderung  der  Erregung  erreicht  werden. 

Der  großen  Feldschwächung  wegen  wählen  wir  einen  Motor 
mit  Wendepolen. 

Der  Motor  ist  für  die  Belastung,  bei  der  er  am  meisten 
beansprucht  ist,  zu  bemessen,  nämlich  für  15  PS  bei  200  Touren. 
Wählen  wir  eine  vierpolige  Anordnung,  so  wird  die  Periodenzahl 
bei  200  Touren  6,7;  man  darf  somit  mit  Rücksicht  auf  die  Eisen- 
verluste mit  der  Ankerinduktion  hoch  gehen.  Es  ist  jedoch  zu 
untersuchen,  ob  bei  der  hohen  Tourenzahl  die  von  dem  Ankerfelde 
hervorgerufenen  Sättigungen  die  vom  Hauptfeld  herrührenden  nicht 
überwiegen.  Ist  dies  der  Fall,  so  sind  die  Eisenverluste  bei  der 
hohen  Tourenzahl  mit  den  vom  Ankerfeld  hervorgerufenen  Sätti- 
gungen zu  berechnen  (siehe  Seite  246). 

Bei  der  Wahl  der  Sättigung  der  Ankerzähne  ist  folgendes  zu 
berücksichtigen.  Ist  der  Luftraum  klein,  was  bei  Wendepol- 
maschinen zulässig  ist  (so  lange  das  von  den  Anker-Amperewin- 
dungen erzeugte  Querfeld  nicht  zu  stark  und  die  zusätzlichen  Eisen- 
verluste in  den  Zähnen  nicht  zu  groß  werden,  vergl.  auch  Abschn.  142, 
S.  531,  Bd.  I),  so  wird  bei  hohen  Sättigungen  die  Amperewindungs- 
zahl für  die  Zähne  leicht  größer  als  die  für  die  Luft.  Es  bilden 
somit  die  Amperewindungen  der  Zähne  einen  großen  Teil  der  ge- 
samten Ampere  Windungen.  Will  man  den  Vorteil  eines  kleinen 
Luftraumes,  nämlich  die  Verminderung  des  Gewichtes  des  Magnet- 
kupfers ausnutzen,  so  darf  man  mit  der  Zahnsättigung  nicht  zu 
hoch  gehen,  und  es  ist  die  maximale  Zahnsättigung  kleiner  als  etwa 
25000  zu  halten. 

Mit  Rücksicht  auf  die  obigen  Betrachtungen  wählen  wir 

J5j  =  8000         ^5=200         «^  =  0,67 


und  finden 

D^Ln  6-10^^  6-10" 


56- 10^ 


KW         a^B^ÄS        0,67-8000-200 
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Nehmen  wir   den   Wirkungsgrad   des   Motors  zu  0,82  an,    so 
nimmt  der  Motor  bei  Vollast 

P^.0,736  ^  15.^0  736  ^^^^ 
fl  0,82  ' 

auf  und  es  wird 

D«  ?<  =  56  •  10*  ^  =  37,8 .  10». 

Nehmen  wir  weiter 

so  wird  bei  einer  vierpoligen  Anordnung 


„      1737800       ^^  ^ 


2p 
woraus 


Wir  machen  JD  =  41  cm  und  erhalten 
_       D«Jj      37800       »» 

Mit  drei  Luftschlitzen  zu  1  cm  wird  nun 

7,  =  /,  +  Jn,&,=  22  +  -J-.3.1=23cm 

und  I  =  20  cm. 

Ferner  ist 

TtD       ^41       „^^ 


hi  =  aiX  =  0,67 •  32,2  =,21,5  em 


^  .  «^,^,r,                     '»^n        3r-41-200        ,„      , 
bei  200  Touren  v  =  -—~ ^^-^  =  4,3  m.'sec, 

bei  1200  Touren  v  =  6  •  4,3  =  25,8  m/sec. 

Der  dem  Motor  zugeführte  Strom 

^      JK'TF-IOOO       13,5-1000       ^^  , 

J= ^ =  — -7^^ =  62  Amp. 

P  220  ^ 

Rechnen    wir  2  Amp.  Erregerstrom   (i,,),    so   wird   der   Anker- 
strom 

j;,  =  J— i„  =  62  — 2  =  60  Amp. 
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Wir  wählen  eine  Beihenwicklung  (a^l) 
J.       60      o«  , 

und  die  Stabzahl 

TiDAS        jr-41.200 

2^= : = TT^ ^860. 

Wir  ordnen  pro  Nut  t*„  =  6  Spulenseiten  an  und  geben  einer 
Spule  drei  Windungen  (  — =  6j. 

Wir  erhalten  pro  Nut  18  Drähte  und  die  Nutenzahl  wird: 
^       2^       860       ,^ 

Wir  wälilen  Z=49,  damit  die  Sclialtangsformel   ohne  Weg- 
lassen von  Spulen  befriedigt  wird.     Somit 

jr=49.i8  =  882, 

^S  =  i^  =  ^^  =  205. 
TiD         Ji'41 

Anzahl  der  Spulenseiten 

5  =  Zw^=49. 6  =  294. 
Lamellenzahl: 

yi  =  y»  ««  +  1  =  12. 6  +  1=73 

!/«  =  75- 
Wählen  wir  «^  =  2,65  Amp/mm*,   so  ergibt  sich  der  Querschnitt 
des  Anlcerdrahtes  zu 

Diesem  Querschnitt  entspricht  ein  Draht  mit  ^  3,8/4,3  mm. 
Länge  einer  halben  Ankerwindung: 

Z^  =  Z^  +  1,4  T  +  5  cm  =  23  +  1,4 .  32,2  +  5  =  73  cm. 
Widerstand  der  Ankerwicklung  bei  50^  C  Übertemperatur: 
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Kraftflufi  nnd  Induktionen  bei  Leerlauf. 

Kraftfluß  bei  Leerlauf: 


a  60 


220-1-6010® 


N  pn  882-2-200 

Luftinduktion  bei  Leerlauf: 

0        3,76. 10® 


=  3,75. 10« 


^r 


b,l, 


7920. 


21,5. 22 

Wir  haben  pro  Nut  18  Drähte  mit  ^  3,8/4,3  mm;  wir  ordnen 
zwei  nebeneinander  und  neun  übereinander  an.  Die  Nutabmes- 
sungen werden  dann: 

Nutenbreite  rj  =  2  •  4,3  -|-  1,4  =  10  mm 
Nutenhöhe     Ä  =  9  •  4,3  +  7,3  =  46  mm. 


Am  Kopf  I  In  der  Mitte !  Am  Fuß 


Zahnteilung  .... 
Zahnbreite  .... 
Ideelle  Zahninduktion 


26,3 
16,3 
15600 


23,35 
13,35 
19100 


20,4 
10,4 
24500 


Machen  wir  die  Ankerhöhe  ausschließlich  Nutenhöhe  h  =  7,4  cm, 
so  wird  die  Ankerinduktion 


B„  =  ^t^  = 


3,75  lO« 


=  14100. 


2k^lh        20,9-20. 7,4 

Der  innere  Durchmesser 

!><=  41  —  2(4,6  -f-  7,4)  =  17  cm. 

Magnetsystem:  Kraftfluß  im  Magnetkern  bei  Leerlauf: 

*m  =  ^ ^a  *a^  1>2  •  3,75  •  10«  =  4,5 .  10^ 

Wenden   wir   runde  Pole   aus  Stahlguß   an   und    nehmen    wir 
l>m=  18,5  cm,  so  wird  Q^  =  268cm*  und  die  Magnetinduktion 

4,5   10« 
268 

Joch:    Das    Material    sei  Stahlguß;    bei    Annahme   eines   Joch- 
querschnittes Qj=  IIb  cm^  wird  die  Jochinduktion 

j5_^,.__4,5.10« 
^      2'Qj         2- 175 

Erregung  bei  Leerlauf  und  200  Touren.    Aus  Fig.  373  ergeben 
sich  die  folgenden  mittleren  Kraftlinienwege : 

Lj  =  66  cm;  L,„  =  2  •  17  =  34  cm ;  L^  =  20  cm ;  L,  =  2  •  4,6  =  9,2  cm. 


0 


=  16800. 


=  12800. 
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Den  Luftraum   wählen   wir   aus  mechanischen  Gründen  gleich 
mm.     Es  wird  dann  Ä:^  =  l,25. 


Fig.  373. 


Die  Amperewindungen  bei  Leerlauf  und  200  Touren  sind : 
AW^  =  l,ek^dB^=lfi'l,25'0,2'1920    =3170 

AW,==L,a.  =9,2''  +  '-'''^''^  =2260 


G 


=  360 
=  2310 
=  1120 


ÄW^=L^aw^=  20  •  IS 
AW^=L^aw^  =  3^'6S 

Amperewindungen  pro  Kreis  ^TFj^  =  9220 

und  total 

AW^^=p  ÄWj^^  =  lSUO, 

Mittlere  Windungslänge  der  Magnetwicklung: 

In^^i^ 9,5  -f-  5,5) ^.  80  cm. 

Querschnitt  des  Erregerdrahtes: 

Z  AW 

^n-irjö^,pi^+omTj{iA^h2y. 


80-18440 


1,2-1,17  =  1,65  mml 


5700-220 
Diesem  Querschnitt  entspricht  ein  Draht  mit  ^  1,45/1,75  mm. 
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Lassen   wir  eine  Stromdichte  von  1,6  Amp/mm*  zu,    so  wird 
der  Erregerstrom  bei  Leerlauf 

i^^  =  1,6  •  1,65  =  2,65  Amp. 

Wir  erhalten  somit  eine  totale  Windungszahl  von 

und  pro  Spule 

6800 

— —  =  1700  Windungen. 

Der  genaue  Wert  des  Erregerstromes 


IzHIi 


wird 


ÄW.^       18440       ^„,   , 

t     = —  = =  2.71  Amn 

iv^  6800        ^y'^^^^V- 


^^ — "  Die  Abmessungen  der  Spule  sind  aus 

Fig.  374.  Fig.  374  ersichtUch. 

Der  Widerstand  der  Nebenschlußwicklung  ist 

L^n     /.    I   ^^..-,,,N        ^-23,6-6800   ,„       ^,  ^ 
^-=57^(^+"-""^^"^=    5700.1,65    •^'^  =  ^'^- 

Wattverlust: 

iloB^  =  2,71«- 64  =  470  Watt. 

Abkühlungsfläche  einer  Spule: 

ji. 27,5. 13  +  j (27,5*  —  19,5^)  =  1420  cm , 

470 
^«  =  T-TT^  6ö0  r:v  54<^  C. 
"•       4. 1420 

Kommutator.   (Material:  Hartkupfer). 

Lamellenzahl  -K'=l47;  /8^ 5,5  mm;  Durchmesser: 

_,         Kß        147. 5,5       «^ 
Dk  =  — -  = ^  26  em. 

Jt  71 

Es  wird  genau: 


Umfangsgeschwindigkeit 

TT.  26 -200 
"60- 100 

bei  1200  Touren  t;^=  16,3  m/sec. 


bei    200  Touren  Vj^  =  —  ^  ^^^    =2,72  m/sec. 
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Maximale  Potentialdifferenz   zwischen   zwei   benachbarten  La- 
mellen: 

7iaPfp\        7r.l-220    2 

Bürsten.    Wir    verwenden   Kohlenbürsten    und    ordnen    vier 
Bürstenstifte  an.     Die  Stromstärke  pro  Stift  ist  dann  30  Amp. 
Wir  geben  den  Bürsten  die  Abmessungen 

Breite  6^  =  14  mm, 
Länge      =18  mm. 

Nehmen  wir  die  Stromdichte  unter  den  Bürsten  ^„^  6  Amp/cm*, 
so  wird  die  Bürstenzahl  pro  Stift 

^Q         =2. 
1,41,8. 6 

Die  Länge  der  zwei  Bürsten  ist  2-1,8  =  3,6  cm,    weshalb  wir 
die  Länge  des  Kommutators 

Xfc  =  5Giii 

wählen. 

Die  gesamte  Auflagefläche  aller  Bürsten 

^j  =  2. 4. 1,4-1,8  =  20,2  cm^ 

Die  Reibungsverluste  bei  1200  Touren  werden: 

F;  =  9,81  'Vj^Fj^gQ  =  9,81  •  16,3 •  20,2 •  0,15 •  0,26  =  120  Watt 

Der  Übergangsverlust: 

Ty^  =  l,5'60=    90      „ 
W^-{-W^  =  210  Watt 
Die  spezifische  Kühlfläche 

und  die  Temperaturerhöhung 

T*  =  -^*  =  ^^20<>C. 
a^        6,1 

Wendepole.  Die  Wendepolbreite  6^  (Bd.  II,  S.  281)  soll  annähernd 
gleich  sein 


wonn 


-±i(^+f--)- 
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Es  ist   y^  =  73    und  somit 


Weiter  ist  f^  =  26,3  mm 
D 


41 


6d  =  &  -  -  =  14  — -  =  22  mm 


^. 


26 


/8d  =  ^~  =  5,55  ^  =  8,75  mm 
und  somit 

^  +  «'D-(^-^)^D  =  26,3  +  22-Q-|)8,75  = 

=  26,3  +  22  +  2,2  =  50,6  mm. 

Da  es  von  Vorteil  ist,  die  Wendepolbreite  gleich  einem  ganzen 
Vielfachen  der  Nutenteilung  zu  machen,  so  nehmen  wir 

&M,  .^  2  /i  =  2 .  26,3  -^  53  mm. 

Machen  wir  d^  =  d  =  2  mm,  so  wird  die  ideelle 
Wendepolbreite 

&.r<  =  «'«;  + 4,5  (5,  =  5,3 +  4,6. 0,2  =  6,2  cm. 

Ist  die  Länge  des  Wendepols  gleich  der  Anker- 
länge, so  wird  die  erforderliche  Induktion  unter 
dem  Wendepol  J5^j=920.  Es  ist  jedoch  wegen 
der  Stabilität  des  Feldes  zu  empfehlen,  den  Wert 
von  B^^j  höher  zu  nehmen.  Wir  nehmen  deshalb 
l^  kleiner  als  die  Ankerlänge,  und  zwar  7u^  =  15  cm. 
Es  Mird  dann: 

7^^  =  /^ +  3.^  =  15 +  3  0,2  =  15,6 cm. 

Die  Leitfähigkeiten  (siehe  Fig.  375): 


^ 


^-^.j 


'" 


ns 


r-ti 

I 

.1 


Fig.  375. 


'.=>'-(3^  +  ^:)='--(aTÖ  +  ^)-^.- 


'"k*" 


-  0.92  log.o  ^  =  0,921og,o  ^"~  =  0,56 


i,r^0,8,      Z^=-50cm,      0,5A, 


7r-26,3 


/.■ 


0,9. 


^.v.  =  ^n  +  K.  +  0,5  A^  f  =  2,94  +  0,56  +  0,9  =  4,4. 

Für  «,.  =  0,67  und   ungesättigte  Polspitzen   ergibt  sich  X^^  aus 
Fig.  343,  Seite  291,  zu  3,2. 
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Feldstärke  im  Luftspalt  des  Wendepols  für  geradlinige  Kom- 
mutation: 

2. 26,3. 205. 4,4  23   ,    «  „^.    „  „  8        „_^ 
'  '    2 -205. 3,2  — =  2170. 


60,5  15    '  '15 

*,.a=ßtw^u,i^t  =  2170.15,6.6,2  =  0,21.10«. 

Mittlere  Zahninduktion  unter  dem  Wendepol: 

2170 

Kraftfluß  in  den  Wendepolschenkeln: 

*^«  =  <^**,.a=1.6  0,21.10«  =  0,34.10«. 

Entsprechend  Fig.  373  ist  Q^^  =  47,5  cm*  und  die  Induktion  im 

Magnetschenkel 

*«,m      0,34.10«       ^^.^ 
R      = —1^  = -'———=  7150. 
"'"*       Q  47,5 

Als  Material  der  Pole  wählen  wir  Schmiedeeisen. 

Zur  Bestimmung  der  Sättigung  im  Anker-  und  Joch- 
eisen bei  erregten  Wendepolen  müssen  wir  erst  die  Sättigung 
dieser  Teile  bei  Vollast  kennen. 

Der  Widerstand  der  Ankerwicklung  wurde  warm  gleich 
li^  =  0,296  ß  gefunden.  Nehmen  wir  den  Widerstand  der  Wende- 
polwicklung gleich  0,1  ß  an,  so  ist  der  Ohm'sche  Spannungsabfall 
in  der  Anker-  und  Wendepolwicklung  gleich 

Ja  (K  +  ^c)  =  60  (0,296  +  0,1)  =  23,8  Volt. 
Rechnen    wir    für    den    Spannungsabfall    unter    den    Bürsten 
2zlP=  2,2  Volt,  so  wird  die  induzierte  EMK  bei  Vollast 

E^  =  220  —  (23,8  +  2,2)  =194  Volt. 

Bei  Belastung  und  200  Umdr.  pro  Min.  wird  der  in  den  Anker 
eintretende  Kraftfluß 

194 
0  =  3,75 .  10«  — -  =  3,32 .  10« 
«         '  220 

und  der  Kraftfluß  der  Hauptpole 

^,„  =  4.-10«A9J=4,0.10«. 
Somit: 

<Pa' =  I  (*«+ <P»J  =  I  (3,32  +  0,21)  10«  =  1,765  ■  10« 
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*a"  =  |(*a-*«a)=| (3,32 -0,21)  10*  =1,655. 10« 
^;  =  |(*«.+*.J=^(4,0  +  0,34)10*  =  2,17.10« 

^/  =  |(*,.-^.J  =  ^(4,0  +  0,34)10«=1,83.10* 

B/  =  1320()  JB/=  12400 

B/  =  1 1 700  BJ'  =  10  400 

Bei  Vollast  und  1200  Umdr.  pro  Min.  wird: 

0^  =  0,555 .  10« ;       *^  =  0,666  •  10« 

B^'  =  2860  BJ  =  2880 

JB„''  =  1290  B/'  =  920 

Wendepolwicklun^.      Erforderliche     Amperewindungen     eines 
Wendepolpaares 

worin: 
AWs=AW„,  +  ^Tr„„  +  AW^,  +  AW:  +  A  W!  -  AWJ'  -  AW/'. 
Aus  Fig.  373  ist  zu  entnehmen: 

^«;m  =  38cm;     yL^^=12,5cm;     — L^^.  =  35cm. 

Die  Amperewindungen  pro  Wendepolkreis  für  Anker  und  Joch- 
sättigungen bei  200  Umdr.  pro  Min.  werden  nun: 

ÄW^  =  lßk^d^B^^=lß'l,2b'0,2'2110    =870 

^^«,m  =  ««^m^.m  =1,4-38  =     55 

AW^^  =  aw^L^  =0,8-9,2  ^    10 

AW^J  =  awJ'^L^     =12-12,5  =150 

Ufa  a       n       a  ' 

AW^/  =  aw/'^Lj     =15-35  =525 


1610 


AWj'  =  awJ''jL^     =712,5^85 
AW"  =  aw"  '^L,    =  8,5 .  35  =  300 


J  J      2     ^ 


385  385 


^17^=1225 
1^5=32,2.205  =  6600 


7825 
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Berechnet  man  in  gleicher  Weise  ÄW^  für  die  Joch-  und 
Ankersättigungen  bei  1200 Umdr.  pro  Min.,  so  erhält  man  ÄW^=1560. 
Wir  wollen  deshalb  mit  einer  Amperewindungszahl  ÄW^  =  1 680 
rechnen.  Bei  1200  Touren,  wo  die  Kommutation  sich  am  ungünstig- 
sten gestaltet,  haben  wir  dann  eine  Überkommutation,  während 
wir  bei  kleinerer  Tourenzahl  eine  Unterkommutation  haben. 

Die  Amperewindungen  für  alle  W^endepole  sind  gleich: 

2.7680=15360. 

Es  ist  ^^  =  60  Amp.,   die  gesamte  erforderliche  Windungszahl 

15360      ^^^ 
"^  =  -60-  =  '''- 

Pro  Wendepol  erhalten  wir  64  Windungen  in  Serie.  Nehmen 
wir  2  Drähte  mit  ^  4,5/5,0  mm  parallel,  so  ist  der  gesamte  Quer- 
schnitt der  Wendepolwicklung  g^=  2  •  16  =  32  nmi*  und  die  Strom- 
dichte *^=1,87  Amp/mm*. 

Mittlere  Windungslänge  der  Wendepolwicklung  Z^  =  35cm. 

Widerstand  der  Wendepolwicklung  warm: 

Wattverlust  in  der  Wendepolwicklung: 

J«  R  =60*-0,055  =  215  Watt. 
Abkühlungsfläche  einer  Spule  =  710  cm*. 
Temperaturerhöhung : 

Kraftfluß  und  Induktionen  im  Anker  bei  Vollast  und  200 
Touren.  Der  Widerstand  der  Wendepolwicklung  ist  jetzt  genau 
bekannt.     Der  Ohm'sche  Spannungsabfall: 

J^  {B^  + 1^^  =  60  (0,296  +  0,06)  =  21,4  Volt 
Spannungsabfall  unter  den  Bürsten  ^2,1     „ 

23,5  Volt 
Induzierte  EMK  bei  Vollast: 

^^  =  220  —  23,5  =  1 96,5  Volt. 

Kraftfluß  bei  Belastung: 

_^^0.10la_19M:60.10^1_ 
*  Nn        p  882-200      2 
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Es  ergeben  sich  folgende  Induktionen: 
5^=7040 
^,-„n=14000,        B,^^  =  17000,        B,^,,  =  21500 
BJ  =  13  700  BJ'  =11  300. 

Verluste  und  Wirkungsgrad  bei  Vollast  und  200  Touren. 

Eisenverluste.  Die  Eisenverluste  mit  der  Sättigung  B^'= 13  700 
und  0^=1,5  und  a^=10  gerechnet,   ergeben  sich  zu: 

W^=    175  Watt 
Strom  wärme  Verlust  in  der  Ankerwicklung     17^^^  =  1065     „ 

Kommutatorverluste ^u  +  ^r^    1^^     » 

Stromwärmeverlust  in  der  Wendepolwicklung  W^=    215     „ 

Erregerverlust ^n"^    ^^^     » 

Totale  Verluste     2025  Watt 

Wirkungsgrad    ausschließlich    Luft-    und 
Lagerreibung ri=    84,4% 

Eisenverluste  bei  Vollast  und  1200  Touren.  Induzierte  EMK 
^^=195,6  Volt;  Kraftfluß  <Pj  =  0,555 -10«;  Luftinduktion  Bj  = 
1170;  Amperewindungen  für  die  Luft  ^TFj  =  470. 

Von  den  Ankeramperewindungen  erzeugter  Kraftfluß  (siehe 
Seite  246): 

,         1,3  6.^6'  1,3.21,5-205    ^  ,_    ,^«       ^„,  ,^„ 

Der  Kraftfluß  <P^  ist  größer  als  der  Hauptkraftfluß  *,  wir 
müssen  somit  die  Verluste  mit  der  von  ^a  hervorgerufenen  Sätti- 
gung rechnen. 

(P  3  38  10® 

Zur  Berechnung  der  Zahnverluste  bei  Belastung  entnimmt  man 
der  Übertrittcharakteristik  den  Wert  der  maximalen  Luftinduktion 
unter  dem  Pol  B^^^^^.  Hieraus  ermittelt  man  dann  die  maximale 
Induktion  im  Zahnkopf  (^^^»J^aa;  ^^^  ^^^^  dieser  die  Berechnung 
der  Zahnverluste  zu  Grunde.  Man  findet  aus  der  Übertrittscharak- 
teristik (Kurve/,  Fig.  377)  5^^^^^^=  7600,  woraus  sich  (ß,^^.J^^^  zu 
15000  ergibt. 

•    pn 
Die  Periodenzahl    <^i  =  7r^  =  40. 

Es  ergeben  sich  hieraus  die  Eisenverluste  zu:  1^^=2025  Watt. 
Abkühlung  des  Ankers  (siehe  Seite  744,  Bd.  I).    Es  ergibt  sich 
bei  Vollast  und  200  Touren 

a^  =  10  cm-/Watt,       a^^  =  8,1  cm-/Watt,       a,  =  58  cm^Watt, 
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und  bei  Vollast  und  1200  Touren 

a„  =  7,6  cmVWatt,     a,^  =  20,2  cm«/Watt ,     a^  =  10,8  cm^Watt. 

Nachprfifnns  der  Maschine  an!  Kommnüemng^  (siehe  Seite  292). 
Als  Ejriterium  ist  hier  der  Wert  e^  zu  berechnen: 

Es  ist: 

^  =  2^i  +  i8[l-(l+l'Jy]  =  14  +  6,55.-^-  =  16,78. 

Weiter  ist: 

h.  =  i,.  +  l,.-\-xJf+ik„-l)xJf. 
Es  ist 

^„=1,26^=1,25^==  2,06 

^»,==0,92  1og,o^fc^=0.921og,o^  =  1.4 

Nehmen  wir  für  massive  Wendepole  ä:^=1,2,  so  wird 

iz,  =  2,06 +1,4 +  1,8 +  (1,2  — 1)1,4^1  =  5,44. 
Ankerkonstante  bei  1200  Touren: 

N  . 


K 


/.t;il5-10~®=  6- 22- 20,8-20,5.  10-^  =  0,7. 


Effektive  Reaktanzspannung: 

^,=  j^^^;^0,7.5,44==l,26  Volt, 

welcher  Wert  zulässig  ist. 

Da  die  Sättigungen  des  Wendepolkreises  bei  1200  Touren 
sehr  gering  sind,  so  wird  die  Magnetisierungskurve  für  diese 
Tourenzahl,  bei  welcher  sich  die  Kommutation  am  ungünstigsten 
gestaltet,  nahezu  geradlinig  verlaufen  und  eine  Kontrolle  der  von 
dem  fehlerhaften  Felde  induzierten  EMK  ist  überflüssig. 

Gewichte.  Ankerkupfer  65  kg,  Magnetkupfer  75  kg,  Wendepol- 
kupfer 26  kg,  Ankereisen  155  kg,  Pole  und  Polschuhe  285  kg,  Joch 
370  kg. 

Arnold,  GleichBtrommaschine.  II.  2.  Aufl.  24 
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islTAHl 


Fig.  376. 


Bereclmims  der  Abhän^^keit  der  Tourenzahl  yom  Erreger- 
strome. In  Fig.  376  Kurve  I  ist  die  Leerlauf  Charakteristik  des 

Motors  bei  200  Touren 
aufgezeichnet,  und  zwar 
wurde  sie  gerechnet  mit 
denjenigen  Sättigungen 
im  Joch  und  Anker, 
welche  bei  vollerregten 
Wendepolen  auftreten. 
Dies  wurde  gemacht, 
um*  später  hieraus  die 
richtige  Belastungscha- 
rakteristik zu  ermitteln. 
Die  Leerlaufcharak- 
teristiken bei  voll-  und 
uneri'egten  Wendepolen 
weichen  jedoch  so  wenig 
von  einander  ab,  daß 
man  sich  für  die  Berechnung  der  Tourenzahl  bei  Leerlauf  der 
Kurve  I  Fig.  376  bedienen  kann. 

Bei  einer  bestimmten  Erregung  sei  die  bei  200  Touren  indu- 
zierte EMK  gleich  JSr^.  Diese  ist  der  Leerlauf  Charakteristik  zu  entnehmen. 
Da  jedoch  bei  Leerlauf  die  induzierte  EMKE^  gleich  der  Klemmen- 
spannung, d.  h.  ^^  =  220  Volt  ist,  so  muß  die  Tourenzahl  bei  dieser 
Eiregung 

w,  =  -^.200  =  -^.200 

sein.  Nach  dieser  Gleichung  ist  ftir  jede  Erregung  die  Tourenzahl 
bei  Leerlauf  leicht  zu  rechnen.  Die  erhaltenen  Werte  sind  in 
Kurve  III  aufgetragen. 

Um  die  Tourenzahl  bei  Belastung  und  einer  bestimmten  &- 
regung  zu  finden,  müssen  wir  erst  die  Größe  der  Ankerrückwirkung 
festlegen.  Da  die  Bürsten  in  der  neutralen  Zone  stehen,  so  ist 
AW^^=0  und  wir  haben  nur  eine  Entmagnetisierung  durch  das  Anker- 
querfeld {AW^.  Diese  können  wir  nach  der  auf  S.  314,  Bd.  I  be- 
schriebenen Methode  aus  der  Übertrittscharakteristik  finden.  Aus 
den  dortigen  Betrachtungen  läßt  sich  eine  Methode  ableiten,  die 
gestattet,  die  entmagnetisierende -4  TT- Zahl  -4  TT^  für  jedes  Feld  (jede 
Tourenzahl)  ohne  Probieren  zu  finden. 

In  Fig.  377  ist  Kurve  I  die  Übertrittcharakteristik.  Wir 
bilden  jetzt  von  dieser  Kurve  die  Integralkurve  (Kurve  H)  und 
wählen  den  Polabstand  für  die  Konstruktion  dieser  Kurve  (siehe 
S.  776,    Bd.  I)   gleich    2h.AS.     Es   ist   jetzt   z.  B.    der   Inhalt  des 
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Teiles OÄaOderKxiryeIgleieh2h^ÄS'aa'  Nehmen  wir  ah  =  2h^ÄSf 
80  ist  der  Inhalt  des  Kurventeiles  hBÄab  gleich  2b^ÄS{aa  —  hß). 
Tragen  wir  aa  —  hß  =  ce  auf  die  Ordinate  cd,  die  in  der  Mitte 
zwischen  den  Geraden  Bb  und  Äa  (bc  =  ac)  liegt,  auf,  so  ist  der 
Inhalt  des  Kurventeiles  bBÄab  gleich  2b^ÄS-ce  und  daab  =  2b^ÄS, 
auch  gleich  dem  Rechteck  bGFab.  Es  müssen  somit  die  schraf- 
fierten Flächen  GHBG  und  HÄFH  gleichen  Inhalt  haben.   Ist  die 


Fig.  377. 


Luftinduktion  somit  Hh,  so  sind  die  rückwirkenden  Ampere- 
windungen ÄW^  =  hc,  wie  ein  Vergleich  der  Fig.  279,  Bd.  I,  und 
Fig.  377  zeigt.  Die  entmagnetisierenden  Amperewindungen  ÄW^ 
sind  für  jede  Luftinduktion  bekannt,  wenn  wir  die  zu  der  Luft- 
induktion gehörige  Lage  von  dem  Punkt  e  kennen.  Die  verschie- 
denen Lagen  des  Punktes  e  werden  eine  Kurve  bilden,  welche 
leicht  in  folgender  Weise  zu  ermitteln  ist. 

Kurve  I  (Fig.  378)  stellt  die  Übertrittcharakteristik  dar.  Es 
wurde  hier  der  Ordinatenmaßstab  so  gewählt,  daß  diese  direkt  die 
induzierte  EMK  bei  einer  Tourenzahl  von  200  angeben,  während 
die  Abszissen  die  Amperewindungszahl  für  alle  Pole  p{ÄWi-\-ÄW^ 
darstellen.  Wir  verschieben  jetzt  die  Integralkurve  IT  (welche  mit  dem 
{^olabstand  2pb^ÄS  konstruiert  wurde)  einmal  nmpb^ÄS  nach  rechts 
(Kurve  HT)  und  einmal  um  pb^ÄS  nach  links  (Kurve  TV).  Die 
Ordinatendifferenzen  dieser  Kurven  geben  uns  die  gesuchte  Kurve  der 
Punkte  e  (Kurve  7).  Aus  dieser  Kurve  sind  somit  für  jede  bei  200 
Touren  induzierte  EMK  die  totalen  entmagnetisierenden  Ampere- 
windungen pÄW^  als  Abszissendifferenz  zwischen  den  Kurven  I 
und  V  abzugreifen. 

Wir  können  somit  jetzt  aus  der  Leerlaufcharakteristik  (Kurve  I, 
Fig.  376)  die  Kurve  der  induzierten  EMK  bei  Vollast  konstruieren, 

24* 


Digitized  by 


Google 


872 


SechxelmtM  KapiieL 


indem  wir  die  Abszissen  der   Knrve  /  um  pÄW^  vergrößern.    Wir 
erhalten  dann  die  Korve  II  (Fig.  376). 


-Pk^- 


9     n     i     M     3     9     nWfiMHi^älfi 


Fig.  378. 


Die  induzierte  EMK  bei  Vollast  ist  nach  S.  367  196,5  Volt 
(Gerade  All).  Der  Schnittpunkt  P  der  Gerade  AB  mit  der  Kurve  II 
gibt  uns  die  Erregung  bei  200  Touren  und  Vollast.  Entnimmt  man 
die  EMK  aus  der  Kurve  II  bei  irgend  einer  E^eg^ng  JE^,  so  finden  wir 
die  Tourenzahl  des  Motors  bei  Belastung  bei  dieser  Erregung  gleich 


§"•200  = 


196,5-200 


E^ 


Hieraus  ergibt  sich  die  Kurve  IV  (Fig.  376),  welche  die  Ab- 
hängigkeit der  Tourenzahl  von  der  Erregung  darstellt.  Aus  dem 
Vergleich  der  Kurven  III  und  IV  ergibt  sich,  daß  bei  niedriger 
Tourenzahl  die  Tourenzahl  bei  Leerlauf  größer  ist  als  bei  Belastung, 
während  bei  den  höheren  Tourenzahlen  die  Verhältnisse  umge- 
kehrt liegen. 

77.  Berechnung  eines  Hauptstromgenerators,  600  KW, 
300  Umdr.  pro  Min. 

Für  eine  Hauptstrom-Kraftübertragung  mit  veränderlicher  Span- 
nung und  veränderlichem  Strom  ist  ein  600  KW-Generator  zu  ent- 
werfen. Die  Klemmenspannung  soll  bei  Vollast  gleich  2600  Volt 
sein.     Die  Tourenzahl  ist  300. 

Wir  nehmen  an: 

«.  =  0,7;       5,  =  8500;       ^Ä=230 
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und  erhalten 

D^Ln         6.10*^  6.10' 


=  44-10* 


KW         a^B^ÄS        0,7.8500.230 
und 

2)«i.  =  44. 10*^=  44. 10*  1^  =  88.10*. 

Bei  der  Trennung  von  D^l^  in  D  und  l^  geht  man  hier  am 
besten  vom  Durchmesser  aus,  indem  man  diesen  aus  ÄS  und  der 
erforderlichen  Lamellenzahl  berechnet. 

Bei  Vollast  (600  KW)  ist  die  Klemmenspannung  P=  2600  Volt 

600000 
und  somit  die  Stromstärke  J^  =  =  240  Amp.     Wir  nehmen 

deshalb  eine  Reihenwicklung  a  =  l  und  wählen  die  Polzahl  gleich  8. 
Maximale  Potentialdifferenz  benachbarter  Lamellen: 


^"-"  K     \aU' 

Nehmen  wir  P^j^=  33  Yolt  an,  so  wird 

^      7taP(p\  jr.1.2500    , 

Ä^=--—  i-      = — 4=952. 

P^fc  \a>/+  33 

Damit  P^^  33  Volt  nicht  übersteige,    soll  somit  Z^9ö2  sein. 
Es  ist  jetzt  der  Durchmesser 

jtÄS 

festgelegt.  Man  erhält  hier  einen  passenden  Durchmesser,  wenn 
man  N=K  setzt,  d.h.  wenn  man  die  Lamelienzahl  verdoppelt,  es 
wird  dann 

TiAS  71-230 

Wir  nehmen  l>  =  160cili,  es  wird  dann 

D^l.       88-10* 
v  =  25,2  m/sec  l^  =  — ^^  =  -^2^-  =  34,3  cm. 

Für  Ij^  =  36  und  4  Luftschlitze  zu  1  cm  wird  Z  =  36  —  4  •  1  = 
32  cm  und 

6  o 

Um  eine  gute  Ausnützung  der  Nute  zu  erhalten  und  den  Auf- 
wand an  Isolation  einzuschränken,  ordnen  wir  «„  =  6  Stäbe  pro 
Nut  an.    Mit  Rücksicht  darauf,  daß  alle  Nuten  voll  und  die  Wick- 
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lungsformeln  befriedigt  werden,  wählen  wir  endgültig  die  Stabzahl 
jr=966,  die  verdoppelte  Lamellenzahl  K^  =  9QQ^  die  ursprüng- 
liche Lamellenzahl  jK  =  488  und  die  Nutenzahl  Z=161. 


Kommutatorschritt : 


K±a       483  +  1 


y*=-f^  = 


121. 


Teilschritte: 

Vi  =  121       und       yg=121. 

Da  yj  =  w^y^-f- 1  =  6-20+ 1  =  121,  können  die  oberen  und 
die  unteren  Stäbe  einer  Nut  für  sich  gemeinsam  isoliert  werden. 
Genauer  Wert  von  ÄS: 


AS  = 


kN 


120-966 


=  280. 


7iD  :t.160 

Länge  einer  Ankerwindung: 

/„  ^  i^  +  1,4  T  +  6  cm  =  36  +  1,4  -  62,8  +  6  =  130  cm. 
Nehmen   wir   die   Stababmessungen  gleich    2,4X15,  so  wird 


g^  =  36mm  und  5^  =  -— =  -^^  =  3,34  Amp/mm* 

9.a 


36 


Äa  = 


Ankerwiderstand  waren: 


,  ._     130-966 

(2  a)*  ö700.(?/^^  +  ^'^^^^^""  45700. 36 


1:2  =  0,183  ß. 


is  v^m 


Fs  liegen  pro  Nut  3  Stäbe  nebeneinander 
und  2  übereinander.  Die  Anordnung  der  Iso- 
lation ist  aus  Fig.  379  zu  ersehen.  Die  Nuten- 
abmessungen ergeben  sich  zu  16x45. 

Fig.  379. 

1.  0,4  mm  Baumwollband. 

2.  0,4  mm  Ölleinwand. 

3.  1  mm  Mikanitleinwand. 

4.  0,75  mm  Mikanitleinwand. 

5.  2  mm  Mikanit. 

6.  1  mm  Mikanit. 

Kraftfluß   und  Induktionen   bei  Vollast     Nehmen   wir  2,5^/^ 
Spannungsabfall  an,  so  wird  die  induzierte  EMK 

E^  =  P- 1,025  =  2500- 1,025  =  2562,5  Volt. 

Der  Kraftfluß: 

1-60 


^        T,   «  60  ,^«       2562,5- 

^^  =  E -10®  = — 

^      ^Npn  966-4 


300 


10»  =  13,25  10^ 
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Die  Lüftinduktion: 

=  8680. 


375 


_        0,        13,26.10« 


h^l^        44.34,7 

Für  die  ideellen  Zahninduktionen  kann  man  folgende  Tabelle 
aufstellen: 


Am  Eopl      In  der  Mitte 


Am  Faß 


Zahnteilung  .... 
Zahnbreite  .... 
Ideelle  Zahninduktion 


31,2 

15,2 

21450 


30,3 

14,3 

22800 


29,4 

13,4 

24350 


Nehmen   wir   die   Ankerhöhe   ausschließlich  Nutenhöhe   gleich 
18  cm,  so  wird  die  Ankerinduktion 


B^= 


<P. 


13,25. 10« 


2'k^lh 


12850 


2. 0,9-32. 18 

und  Di  =160  —  2  (18  +  4,5)  =  115  cm. 

Kraftfluß  im  Magnetkern: 

(p^  =  a  $j=  1,15 .  13,25  •  10«  =  15,25 .  10«. 

Für  einen  Durchmesser  des  Polkemes  2>^  =  35,5  cm  und  somit 
Q^=990cm*  und  einen  Jochquerschnitt  Ö/==550cm*  wird  die 
Magnet-  und  Jochinduktion  bezw.: 

0^       15,25  10« 


B   =-— 5L  =  : 


und 


990 


=  15400 


^^^_15,25:10«_ 
^       2'Q.  2. 550 


Fig.  380. 

Erregerwicklung.     In  Fig.  380  ist  die  Maschine  mit  den  oben 
ermittelten  Abmessungen  aufgezeichnet.    Die  Polhöhe  wurde  gleich 
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35  cm  angenommen.     Es  ergeben  sich  nach  dieser  Figur  folgende 

Kraftlinienlängen : 

L^=53cm;  L,=  2-4,5  =  9cm;  L^  =  2-39  =  78cm;  1^^=102 cm 

Ferner  wählen  wir  <J  =  0,6cm;  es  wird  dann  ^^^  =  1,25. 

Wir  erhalten  folgende  Amperewindungen  pro  Kreis: 

ATüT        T  ^400  +  4.600+800 

AW^  =  b3'll 
ÄW^=1S'S9 
^TF^  =  102-23  


=  21775 
^Tr^^~(T.—  fc)^5  =  i-. 18,8.230  =    2160 


Amperewindungen  pro  Kreis  AWy^  =23935 

ATT, +  ^TF,_  15800 
\^AS  10100         ' 

Totale  Amperewindungszahl : 

AW^  =p  AWj^  =4-23935^  96  000. 

Windungszahl  der  Magnete: 

AW,      96000        .._ 
Wj^  =  — z~  =    ^^^    =  400. 
*        J^  240 

Wir  nehmen  vier  Drähte  Vierkant-Kupfer  6,8  X  6,8/7,6  X  7,6  pa- 
rallel (g^==185mm*)  und  erhalten  somit  pro  Spule  200  einfache 
Windungen.  Die  Stromdichte  der  Erregerwicklung  wird  5^  =  1,3 
Amp/mm*. 

Mittlere  Länge  einer  Windung: 

Z^  =  7r(38,5  +  3,9)  =  133  cm. 
Widerstand  der  Erregerwicklung  warm: 

Der  Wattverlust  in  der  Erregerwicklung  wird: 

Wh  =  //  R^  =  240*  •  0,0605  =  3500  Watt. 
Die  Abkühlungsfläche  einer  Spule 

[jr  (38,5  +  7,8)]  31  +  133-3,9  =  5030 
und  die  Temperaturerhöhung  der  Erregerwicklung 
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Der  Spannungsabfall  in  der  Anker-  und  Erregerwicklung  er- 
gibt sich  zu: 

J^(B^  +B^  =  240  (0,183  +  0,0605)  =  68,6  Volt. 

Rechnen  wir  2  Volt  Spannungsverlust  unter  den  Bürsten,  so 
wird  der  Spannungsabfall  60,5  Volt  und  weicht  nur  unwesentlich 
von  dem  angenommenen  Spannungsabfall  62,5  Volt  ab. 

Kommutator:  Wir  haben  oben  die  Lamellenzahl  JSr^  =  966  ge- 
funden. Wählen  wir  den  Kommutatordurchmesser  Dk  =  180  cm» 
so  wird  die  Umfangsgeschwindigkeit 

nDj,n        ;7r.  130-300       ^^  .      , 

''* = eöTioö = ^öö^öö ^>^  "»/«««• 

und  die  Lamellenteilung 

^       nDj^        71-130       ^.^^ 
'*  =  -X^  =  -966-  =  «'*22cin, 

welche  Werte  zulässig  sind. 

Der  genaue  Wert  der  maximalen  Potentialdifferenz  benach- 
barter Lamellen 


dh- 


TtaP  fp\        7r-l-2500  4       ««  ^  ^  ix 


Bürsten:   Wir  ordnen  2j?  =  8  Stifte  an.     Die  Stromstärke  pro 

Stift  wird  dann  — —  =  60Amp.  Wenden  wir  Bürsten  10x18  mm 
4 

an  und  lassen  wir  eine  Stromdichte  von  5,5  Amp/mm*  zu,  so  wird 

die  Anzahl  der  Bürsten  pro  Stift: 


1-1,8-5,5 


Die  nutzbare  Länge  des  Kommutators  L^  wählen  wir  dement- 
sprechend gleich  6  •  1,8  +  3,2  =  14  cm. 

Die  gesamte  Bürstenfläche: 

jp;  =  8-61,8  =  86,4cm^ 

Kommutatorverluste:    Reibungsverluste: 

Tf;  =  9,81 -Fj  17^5^^  =  9,81 -20,4- 86,4  0,15 -0,25  =  645  Watt. 

Nehmen   wir   für  harte   Kohlen    2-JP4  =  2Volt,    so  werden 
die  Übergangsverluste: 

TT^  =  2  •  Zl  P  /;y^  =  2  -  240  =  480  Watt. 
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Die   gesamten  Kommutatorverluste   betragen   somit  1125  Watt 
und  die  spezifische  Abkühlungsfläche 

60  daß  die  Temperaturerhöhung  des  Kommutators  klein  bleibt. 

Charakteristische   Kurven:     In   Fig.  381    stellt  Kurve  I  die 
Übertrittcharakteristik  und  Kurve  II  die  Leerlaufscharak- 


teristik dar.  Aus  letzterer  Kurve  wurden  die  Kurven  IZI  und  IT: 
die  Belastungscharakteristik  und  die  Kurve  der  ind^u- 
zierten  EMKe  ermittelt  (siehe  für  die  Konstruktion  S.  601,  Bd.  I). 
Es  wurde  hierbei  der  Spannungsabfall  bei  240  Amp.  gleich  60,5  Volt 
gesetzt  und  angenommen,  daß  er  sich  proportional  dem  Strome 
ändere.  Die  rückwirkenden  Amperewindungen  wurden  bei  240  Amp. 
gleich  2160  pro  Kreis  genommen.  Aus  der  Belastungscharakteristik 
sehen  wir,  daß  die  Klemmenspannung  von  2500  Volt  bei  einem 
Strom  von  239,5  Amp.  eintritt. 

Verluste:  Es  wurden  aus  Kurve  IV  für  verschiedene  Strom- 
stärken die  zugehörigen  induzierten  EMKe  entnommen  und  hieraus 
die  Sättigungen  und  die  Eisenverluste  gerechnet. 
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Es  ergeben  sich  die  Stromwärmeverluste  im  Anker 

die  Erregerverluste  zu 

Wh  =  JJB^  =  JJ  0,0605, 
die  Obergangsverluste  am  Kommutator  zu 

Der  Belastungscharakteristik  (Kurve 
in,  Fig.  381)  wurden  dann  für  die  ver- 
schiedenen Stromstärken,  für  welche  die 
Verluste  gerechnet  sind,  die  zugehöri- 
gen Klemmenspannungen  P  entnommen; 
aus  welchen  sich  die  abgegebene  Lei- 
stung PJ^  ergibt.  In  Fig.  382  sind 
die  verschiedenen  Verluste  in  Abhängig- 
keit von  der  Leistung  aufgetragen.  Es 
stellt  die  Kurve  W^  die  Eisenverluste, 
Wj^^  die  Stromwärmeverluste  in  der  An- 
kerwicklung, Wh  die  Stromwärmever- 
luste in  der  Erregerwicklung,  TF^  die 
Übergangsverluste  am  Kommutator  und 
W^  die  totalen  Verluste  (ausschließlich 
Reibung)  dar.  Außerdem  sind  die  Zahn- 
verluste (Kurve  W^^  eingetragen.  Aus 
der  Kurve  W^  sieht  man,  daß  die  Ver- 
luste fast  proportional  der  Leistung  zu- 
nehmen, so  daß  der  Wirkungsgrad  bei 
allen  Belastungen  ungefähr  der  gleiche  ist. 
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Fig.  382. 


Bei  600  KW  Leistung  finden  wir  folgende  Verluste: 

Eisenverluste  W^  =  10  300  Watt 

Stromwärmeverluste  in  der  Ankerwicklung  1^^^=10450  „ 
Stromwärmeverluste  in  der  Erregerwicklung  Wh^^  3500  „ 
Übergangsverluste  am  Kommutator  ^u=      ^^^     » 

Totale  Verluste  (ausschließlich  Reibung) 
Eisenverluste  in  den  Zähnen 


F;=  24730  Watt 
Tr„=    2  900  Watt 


In  Fig.  383  ist  der  Wirkungsgrad  der  Maschine  in  Abhängig- 
keit von  der  abgegebenen  Leistung  aufgetragen  (Kurve  I).  Man 
sieht,  daß  er  für  50  KW,  d.  h.  für  Vn  Vollast  noch  95<>/o  beträgt. 
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Denkt  man  sich  eine  Nebenscblnßmaschine,  welche  bei  Vollast  die 
gleichen  Verluste  hat  wie  die  berechnete  Hanptstrommaschine  und 
ermittelt  man  für  diese  Maschine  die  Wirkungsgrad -Kurve,  indem 
man  annimmt,  daß  die  Eisenverluste  konstant  bleiben,  die  Über- 
gangsverluste sich  proportional  der  abgegebenen  Leistung  und  die 
Stromwärmeverluste  sich  proportional  dem  Quadrate  der  abgegebenen 
Leistung  ändern,  so  erhält  man  die  Kurve  IT,  Fig.  383.  Ein  Ver- 
gleich der  Kurven  I  und  II  zeigt,  daß  der  Wirkungsgrad  bei 
kleineren  Belastungen  bei  der  Hauptstrommaschine  erheblich  höher 
ist  als  bei  der  Nebenschlußmaschine. 
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Fig.  383. 


Erwärmung  des  Ankers: 

werden : 


Die  spezifischen  Abkühlungsflächen 


a^  =  10,8  cmVWatt;   a^  =  20,9  cm*/ Watt;    a,^  =  14,7  cm^Watt. 
Temperaturerhöhung  rund 

T,=  ^.=±^^-=41,50  0. 
"       a^       10,8 

Kommntation:  Bezüglich  Kommutation  ist  die  Hauptstrom* 
maschine  bedeutend  günstiger  als  die  Nebenschlußmaschine.,  da  die 
kommutierende  Feldstärke  mit  zunehmendem  Strome  zunimmt. 
Würde  die  von  den  Hauptmagneten  herrührende  Feldstärke  pro- 
portional dem  Strome  zunehmen,  so  würde  es  eine  Einstellung  der 
Bürsten  geben,  bei  welcher  in  der  neutralen  Zone  für  jede  Be- 
lastung die  resultierende  Feldstärke  gleich  Bjf  wäre.  Es  wäre 
dann  für  jede  Belastung 


B„  =  B^  +  B, 


2' 


Wie  wir  sehen  werden,  tritt  diese  Bedingung  nicht  für  jede 
Belastung  ein,  und  es  ergibt  sich  aus  der  Differenz  .Bn  "f*  ^g  —  -ß©  ein 
zusätzliches  Feld,  mit  welchem  sich  die  Kurzschlußspannung 
berechnen  läßt. 
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Nach  Gl.  141,  S.  460,  Bd.  I  ist 

1,6a,  \d,        dj' 

Nehmen  wir  zunächst  an,  daß  die  Polspitzen  ungesättigt  sind, 
so  ist  5^  proportional  ÄW^-\-ÄW'g.  Um  die  Abhängigkeit  der  Feld- 
stärke B^  von  der  Stromstärke  zu  finden,  wurden  daher  die  Ampere- 
windungen äWi-\'ÄW^  in  Abhängigkeit  des  Stromes  ermittelt 
(Kurve  7,  Fig.  381).  Die  Konstruktion  dieser  Kurve  geschieht  in 
folgender  Weise.  Zu  einem  Strom  OA  gehört  eine  Amperewin- 
dungszahl pro  Kreis  FQ  und  von  dieser  Amperewindungszahl  ist 

JUQ     y  

der  Teil FG  gleich  ÄW.A-ÄW^,  Es  stellt  somit  DC  im  Ampere- 

DB         o  «   •         * 

Windungsmaßstab  ÄW^-}-  AW^  dar.  Tragen  wir  jetzt  auf  der  Geraden 
AB  von  A  aus  AE  =  DC  auf,  so  haben  wir  in  E  einen  Punkt 
der  gesuchten  Kurve.  Ein  Blick  auf  die  Kurve  7  zeigt,  daß  AW^ 
'\-AW^  nicht  proportional  dem  Strome  ist.  In  einem  bestimmten 
Maßstabe  gibt  uns  die  Kurve  7  auch  die  Abhängigkeit  der  Feld- 
stärke B^  von  der  Stromstärke  J,  Der  Maßstab  ist  abhängig  von  der 
Bürstenstellung,  und  wir  können  diese  so  wählen,  daß  die  Abhängig- 
keit von  Bn  -\-  B^  und  J  z.  B.  durch  die  Gerade  OF  dargestellt 
wird.  Diese  Gerade  ist  so  gewählt,  daß  der  größte  positive  und  negative 
Wert  der  fehlerhaften  Feldstärken  {Bn-\-B^  —  B^  einander  gleich 
sind  und  somit  die  absolute  Größe  der  fehlerhaften  Feldstärke  ein 
Minimum  ist. 

Bei  200  Amp.  schneidet  die  Gerade  die  Kurve  7  und  bei  dieser 
Belastung  ist  somit  B^  =  B2f'\-B^,  Wir  wollen  jetzt  die  Bürsten- 
stellung aufsuchen ,  für  welche  bei  200  Amp.  Belastungsstrom  die 
Bedingung  B^  =  Bn-{'B^  erfüllt  ist.  Setzen  wir  in  der  oben  er- 
wähnten Gleichung  für  B^,  a,  gleich  h^^  und  vernachlässigen   wir 

h  , 
die  Leitfähigkeit-^,  so  wird 

1,6  6^ 
Nach  Gl.  142,  Seite  461,  Bd.  I  ergibt  sich: 

^8  = TT^Ä 1 


0,8  <J^  '         0,8(5,       • 
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Vernachlässigt  man  den  Teil 

ÄS(r-b,) 
0,8  dj 

und  setzt  man  S^==\,  so  wird 


B 


b,AS--ÄW,  ^  2b,AS-Al^, 


0,8  d^  1,6^1 

Bei  200  Amp.  ist  B^  =  By-^B^  und  somit 

1,6  d^  1,6  <$!  "^  ^ 

1      ^ Bif 

1,6 a^       ÄW,-{-ÄW,—  2b^ÄS   '     ' 


und  somit 


(148) 


Hat  man  aus  dieser  Gleichung 


1,6  3, 


ermittelt,   so  kann  man 


für   jede   Belastung   die   zusätzliche   Feldstärke   berechnen.     Diese 
ist  gleich: 


(B^  +  B,)-B.  =  B^- 


2b,AS  —  ÄWp   _  AW,-\-AW,  —  AW,  _ 


1,6  (J, 


1,6  <J, 


=  B 


:y- 


2b,AS—{AW,-\-AW,) 
1.6  3, 


(149)- 


tf 


-5.*— 


1 


.1 


Aus  den  Gleichungen  148  und  149  geht 
hervor,    daß    sowohl  <$^  wie   die   zusätzliche 
,f^      Feldstärke  unabhängig  von  ÄW^y  d.  h,   un- 
abhängig von  der  Sättigung  der  Polspitzen  ist. 

Wir  wollen  jetzt  S^r  berechnen. 

Nach  Fig.  384  ist 


Fig.  384. 


,  „    /  15      ,    16,5\       , 
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nt        ^^^,  TT. 31,2 

,2^  =  0,92  1og,o^:^ 


l„  =  0,92  log,o  x-  =  0,92  log,o  -^-rt  =  0,46 


7  QQ 

^.  =  0,8;    /,=  88cm;   A,  ^  =  0,8  ^^  =  2,03 

Aj^.  =  A,  +  A^,  +  0,5  A.  1^  =  3,15. 

Ist    die  Lamellenzahl    auf  das  n'- fache  vermehrt,    so  wird  bei 
200  Amp.  (.iÄ=192) 

^_2t^jAShi.        ^  2>31,2192-3,15    ^ 
""      f  4-/.         %   n'        31,2  +  12,3-2,6 

Bei  dieser  Belastung  ist  B^  =  Bjf-\-B^y  und  indem  wir  2  hg  ÄS 
^:b^ÄS  setzen,  wird 

1      _  By  ^  920  ^ 

1,6^,        AWf-{-ÄW,  —  2b,ÄS        13700  —  44-192  ' 

Bei    Vollast    (240  Amp.)    ergibt    sich    die    fehlerhafte    Feld- 
stärke zu: 

(B^+B^)  -B,-  B^-\- ^jj^ _ 

240 
=  920  ^7r^  +  (44. 230— 15800)0,175  =  110. 
^ÜO 

Die  durch  diese  Feldstärke  induzierte  Kurzschlußspannung 
Ae  =  Sf^^l.vBx' 10-^  Yolt 

Jx. 

Sj^  ist  für  die  Wicklung  mit  n'-fach  vermehrter  Lamellenzahl 

**  —  VßJ+  an'''  U,22J+ 1    2  "~  ''• 
Es  wird  somit 

Je  =  6 •2-34,7 •25,2- 110- 10"«  =  1,15  Volt. 
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Es   ist   noch  die  effektive  Reaktanzspannnng  e^  zu   kon- 
trollieren. 

Die  Ankerkonstante  wird 


N 
K 


-/^r^Ä.  10-^  =  2. 34,7. 26,2. 230  10-*  =  0,402 


und  weiter  die  Leitfähigkeiten 

..._i,.5(i)_.,.a(ii.»)-..89 

J.,  =  0,92  log..^^  -  0,92  log,.  -i5li  =  1,4, 

Ar.  =  -l„  +  ^»,  +  A.-^  =  4,79 

h^  ist  für  Wicklungen  mit  n'-fach  vermehrter  Lamellenzahl 

a 


K=b,  +  ß   l_(l+j,J-n' 


=  12,11 


Es  wird  dann 

^.=a+-pj-^Y^»^^^^x,io-«= 

4.22 


12,11 


ß  N  . 
2 .  34,7  •  25,2 .  230  •  4,79  •  10""*  =  0,67  Volt. 


Da  der  Wert  von  e^  ziemlich  an  der  zulässigen  Grenze  ist,  so 
wollen  wir  noch  die  Reaktanzspannungen  e^^  und  c^^^«  berechnen. 


e^.=  2(?,LvÄS'10^] 


ti  i'N» 


'1  +  ^i> ßD^' 


=  2  0,402- 
Da  hier  Wfc  =  w  ,    wird 


31,2-3,15 

31,2  +  12,3  —  2,6 


=  1,93  Volt. 


Cv  = 


ß~ 


I   1  /^.    .    ^  \        1  1  /".    I  483        ^\       3 
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und  somit 

4,22 
Femer  ist 

^7^,  =  A^, +  ^k.+ 0,5  A,j-'=  1,29 +  1,47 +  1,02  =  3,78 

und  somit 

i^Ns  +  Cj^Xy,       3,15  + 0,83. 3,78 


^Na  3,15 


=  2,0. 


Der  Maximalwert  der  Reaktanzspannung  einer  Spule 
wird  somit 

^«ax=  2,0. 1,93  =  3,86  VoU. 

Da  sowohl  e^  als  die  Abweichung  ^rmax  —  ^ra  S^oQ  sind,  so 
wird  die  Maschine  an  der  Funkengrenze  arbeiten.  Mit  einem 
glatten  Trommelanker  würde  man  bessere  Verhältnisse  für  die 
Kommutation  erreichen,  jedoch  würde  die  Maschine  ein  größeres 
Gewicht  erhalten. 


Arnold,  GleichatTommaschine.   II.  2.  Aufl.  2o 
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78.    Zasammenstellang    der   Formeln   für   die   Berechnung   von   Gleichstrom- 

maschinen.    —   79.   Tabelle  über  Hauptabmessungen  und  berechnete  G-rößen 

ausgeführter  Maschinen. 

78.  Zusammenstellung  der  Formeln  ffir  die  Berechnung  von 
Gleichstronmiasclimen. 

Die  nachfolgende  Zusammenstellung  der  Formeln  in  der  Ta- 
belle VI  entspricht  einem  Berechnungsformular,  wie  es  der  Ver- 
fasser für  die  Studierenden  der  Elektrotechnik  an  der  Karlsruher 
Hochschule  eingeführt  hat.  Die  Formeln  sind  so  gruppiert,  daß 
eine  leichte  Übersicht  und  Prüfung  der  berechneten  Größen  möglich 
ist.  Ihre  Aufeinanderfolge  entspricht  daher  nicht  ganz  dem  Gange 
der  Rechnung.  Die  hinter  den  Bezeichnungen  und  Formeln  stehenden 
Zahlen  bezeichnen  die  Seiten  des  Buches,  auf  welchen  nähere  Er- 
läuterungen zu  finden  sind. 

In  die  Tabelle  sind  die  Berechnungen  folgender  Maschinen 
eingetragen : 

I.  Feiten  &  Guilleaume-Lahmeyerwerke.  Regulierdynamo 
mit  Wendepolen,  75  KW,  680  Umdr.  pro  Min.,  0—220  Volt,  345  Amp. 
(Siehe  S,  179.) 

IL  Feiten  &  Guilleaume-Lahmeyerwerke.  Nebenschluß- 
generator mit  Wendepolen,  1100  KW,  94  Umdr,  pro  Min.,  630  Volt, 
1750  Amp.     (Siehe  S.  188.) 

III.  Gesellschaft  für  Elektrische  Industrie,  KarlsruheLB. 
Turbogenerator  mit  Wendepolen,  65  KW,  3000  Umdr.  pro  Min,, 
115  Volt,  565  Amp.     (Siehe  S.  183.) 

IV.  Maschinenfabrik  Oerlikon.  Turbogenerator  mit  Wende- 
polen, 500  KW,  2000  Umdr.  pro  Min.,  440—550  Volt,  1140—910  Amp. 
(Siehe  S.  186.) 

V.  Aktiengesellschaft  Brown,  Boveri  &  Cie.  Turbo- 
generator mit  Kompensationswicklung,  250  KW,  3000  Umdr.  pro 
Min.,  450— 650  Volt,  555—384  Amp.     (Siehe  S.  193.) 
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Hauptstrom  —  Nebenschluß  —  DoppelschluU  —  Dynamo  —  Motor 

PS  KW  Umdrehungen  pro  Minute 

Amp.  Volt  Polzahl  Type 

Besondere  Bedingungen  für  die  Ausführung:  


^)  Das  auf  Schreibpapier  gedruckte  Berechnungsformular  mit  drei  nicht 
aus^eftdlten  vertikalen  Spalten  kann  gegen  Einsendung  des  Betrages  von 
20  Pfg.  franko  durch  die  Verlagsbuchhandlung  von  Julius  Springer  in 
Berlin  N.  24,  Monbijouplatz  3,  bezogen  werden. 

25* 
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Tabelle  VI. 


I 

n 

III 

IV 

V 

Leistung 

76 

1100 

65 

500 

250 

KW 

VmdrAhTiDg€»n  pj'o  Min. 

680 

94 

8000 

2000 

SlOOO 

Klemmenspannung 

0-220 

630 

115 

440-550  450-650 

Volt 

Stromstärke 

845 

1750 

565 

1140  bis 

555-384 

Amp. 

Anker. 

910 

* 

6  10"          D^Ln 

46 

25,5 

108 

113 

138 

10* 

D^fc 

5,1 

296 

2,35 

28,4 

11,5 

10* 

Eisendurchmesser  außen  D     ....... 

48 

320 

36 

80 

48 

cm 

„                  innen  Dt 

28 

280 

— 

88 

25 

n 

Ideelle  EisenlUnge  U  (S.  2S6,  Bd.  II) 

22 

29 

18 

44,3 

50 

n 

Eisenlänge  ohne  Luftschlitze  l 

20 

27 

16 

34,4 

46 

Tl 

Eisenlänge  mit  Luftschlitzen  Z^  (S.  236,  Bd.  II)  . 

23 

30 

19 

42,8 

52 

71 

Zahl  der  Luftschli 
Eisenhöhe  (ohne  2 

tze  fif 

8. 
6,2 

8 
15,2 

3 
7,05 

7 
15,95 

4 
7,8 

;ahnhöhe)  h  (8.  246,  Bd.  II)  . 

n 

Umfangsgeschwindigkeit  v   (S.  217,  Bd.  n.)  .    . 

17,1 

15,7 

56,4 

83,8 

75,4 

m/sec 

Wicklungsart  (8.  212,  Bd.  U  u.  S.  76,  Bd.  I)  .    .    . 

Parallel 

Reihen. 
Parallel 

Zweifach 
Parallel 

Parallel 

Parallel 

Wick- 
lung 

Halbe  Anzahl  der  Ankerzweige  a  (S.  70,  Bd.  I)  . 

3 

5 

4 

3 

1 

„    Polej?  (S.22i,Bd.ID    .    .    . 

8 

10 

2 

3 

1 

Erregerstromstärke  im  Nebenschluß  in    .    .    . 

j^i          (8.  289,  Bd.  II) 

Stromstärke  pro  Zweig—     —=1«    .... 

5,9 
57,5 

16 
177 

70,5 

187 

278 

Amp. 

Spezifische  Belastung  iiS  (S.  286,  Bd.  II)     .    . 

233 

375 

125 

313 

265 

Amp. 
cm 

Anzahl  der  Ankerdrähte  N= ; 

%„  (S.238,Bd.II) 

612 

2130 

200 

420 

144 

Kommutatorschritt  (WeUenwicklung) 

yk  =  ——  (S.  75,  Bd.  I) 

— 

106 

— 

Jr 

Wicklungsschritt 

hintere  Seite  (Spulen  weite) 
^1  (8.241, Bd. II  u.8.101, Bd.I) 

Kommutatorseite  i/g    .    . 

(8. 241,  Bd  11  u.  8. 101,  Bd,  I) 

97 
95 

109 
103 

49 
53 

71 
69 

Verkürzung  der  Spulenweite  (1  A t/,) 

(S.362,  Bd.I)                     P 

6 

-1,5 

2 

"~ 

— 

Stromdichte  im  Ankerdraht  8a  (8.  241,  Bd.  II) 

3,83 

4,4 

3,55 

3,94 

4 

Amp. 
mm' 

Draht-Stab-Querschnitt  q^  (8. 19  u.  241,  Bd.  II) 

15 

40 

20 

47,6 

70 

mm* 

Draht-Stab-Dimensionen  |  ^^^^^j^      .... 

1x15 

2x20 

2,5x8 

2,8x17 

2(8,6X10) 

mm 
mm 

Länge  einer  halbe 

n  Ankerwindung 

-  5  cm 

57 

100 

65 

108 

145 

cm 
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II 

III 

IV 

V 

6 

4 

2 

2 

355 

50 

210 

72 

Leiter  pro  Nut  u«  (S.  186,  Bd.  I) 
Nutenzahl  Z 


Nutenform  und  Anordnung  der  Leiter 
(3.  26—85  u.  248,  Bd.  11) 


Zahl  der  Nuten  pro  Pollücke :  ^r-  (1  —  oCi)     . 

Zahnteilung  am  umfang  t^  =  -=- 

Zi 

»    Fuß  tj 

Zahndicke      „    Umfang  z^ 

t,  »    Fuß  Zj 

Kleinste  Zahndicke  z^n 

Dicke  des  Eisenbleches  J  (S.  87,  Bd.  II)  .    .    . 
Isolation  zwischen  den  Blechen  100  (1  —  Äj) 

(S.  3A,  Bd.  II) 

Effektiver  Eisenquerschnitt  Ihk^ 

Kraftlinienlänge  L« 

l.qiüpoteiitial-y erbindangen:  (S.  les,  Bd.  i) 
Potentialschritt  y^  (S.  178  ü.  178,  Bd.  I) 

K 

für  Schleifenwicklung  yp  = .... 

für  Wellen  Wicklung  yj,  =  ajy*  i  1 ,     .    .    . 
wo  K=pyiti'_a 

Gesamtzahl  der  mit  Äquipotentialverbin- 
düngen  yers.  Lamellen  (S.  118,  Bd.  II)  .    .    . 

(Das  Zahlenschema  für  die  Äquipotential- 
yerbindungen  ist  aufzustellen.)  (S.  199,  Bd.  I) 

Querschnitt  einer  Äquipotentialyerbindung 
(S.  113,  Bd.  U) 

Mechanische  Beangpmehiingen : 

Material  der  Drahtb&nder  (3. 104,  Bd.  II)   . 

Durchmesser  der  Drähte 

Anzahl  der  Bänder    .     • 


6 
102 


-AJ-"  ^^7 


3,7 

5,8 

5 

12,5 

13,3 

14,8 

28,3 

22,6 

12 

20,^ 

12,4 

27,5 

18,7 

10,45 

17,7 

8,6 

18,6 

14,1 

— 

12,4 

6,2 

17,8 

10,2 

4,65 

6,2 

6,2 

17,8 

10,2 

4,65 

5 

0,5 

0,5 

0,35 

0,3 

0,35 

10 

10 

15 

15 

15 

111 

370 

96 

465 

305 

20 

50 

20 

40 

46 

102 

_ 

50 

70 



■""■ 

213 

"~" 

- 

3,5 

9,6 

5,3 

— 



_ 

— 

— 

cm' 
cm 


—        mm' 
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I 

n 

1 

in 

IV 

V 

Breite  eines  Bandes  .         

cm 

Beanspruchung  der  Drähte 

a_0,01rv«+    ^»-j,^   (g^j^j)     (S.8«7,Bd.II) 

— 

— 

— 

— 

kg.'cm« 

Materia]  der  Stimkappen 

— 

— 

— 

— 

— 

Beanpruchung  der  Stimkappen 

"-''''''+ ^F^lo)   <^-»'-«*°>    • 

— 

— 

670 

1235 

940      ikg,cm« 

Material  der  Nutenkeile  (S.  105,  Bd.  n)    .    . 

— 

— 

Uols 

— 

Hols 

Beanspruchung  der  Nutenkeile: 

auf  Biegung :  a*  =  — "g^V/  »        ^^'  ^'  ^'  ^^ 

— 

— 

100 

— 

55 

kgcm' 

Beanspruchung  des  Anker eisens: 

a  =  0,08i;«+      ^^^^^     "  (sOO j  '          i>7 
(3.  805,  Bd.  n)      "^  D« 

280 

580 

520 

» 

Beanspruchung  des  Zahnkopfes: 

auf  Biegung:     -*=  g-Ä^i  (;  +  re)-     *    ' 

— 

— 

235 

65 

185 

kg'cm» 

„     Scheerung:T-2.ik,Z(r;  +  r,)       *    " 

^■~ 

"■ 

17,5 
235 

25 

78 

19 
185 

9 

a=0,35a^4-0,65  \/<y**+4(a«T)«  (S.soe.Bd.U) 

1» 

Beanspruchung  des  Zahnfußes: 

i 

"=--2:5..^  (300)  ''■'^•^■''>  ■ 

— 

— 

65 

115 

165 

n 

Beanspruchung  bei  emtn' 

•— 

— 

— 

— 

110 

1» 

Kommutator,  (s.  u  u.  2«,  Bd.  ii). 

Material  (S  847.  Bd.  II) 

Kupfer 

Kupfer 

Kuofer 

Kupfer 

Kupfer 

Durchmesser  Dt 

38 
14,5 

220 
19,5 

18 
39 

40 
37 

26 
42 

cm 

Nutzbare  Länge  Lk 

n 

Anzahl  der  Lamellen  K  (S.  240,  Bd.  II)    .    .    . 

306 

1065 

100 

210 

72 

Breite  einer  Lamelle  außen  (S.  47,  Bd.  n)  .    . 

8,1 

5,7 

4,85 

4,98 

9,8 

mm 

Dicke  der  Isolation  (S.  48,  Bd.  II) 

0,8 

0,8 

0,8 

1 

1,5         „ 

Art  der  Isolation 

— 

"— 

Mikanit 

Mikanit 

Megohmit 

Maximale  Spannung  zwischen  zwei  Lamellen: 

Fäk  --=  ~jr-  •  (  ^       (S.  288,  Bd.  I  U.  S.  240,  Bd.  II) 
Umfangsgeschwindigkeit  r*  (S.  217,  Bd.  II)  .    . 

6,8 

18,5 

7,2 

24,7 

19,7 

Volt 

13,5 

10,8 

28,2 

42 

40,8 

m>«c 

I 
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Biegangsbeansprnchnng  der  Lamellen  a^^==^ 

W 

Material  der  Schrampfringe 

Zahl  der  Schrampfringe 

Beanspruchung    der    Schrumpfringe    durch 
die  Fliehkraft: 

Bttrsten:  (S.  58,  Bd.  n)  Material 

Anzahl  der  Stifte  p^ 

Stromstärke  pro  Stift 

Bürsten  pro  Stift 

Dimensionen  1  Breite  b^  (3.  261,  Bd.  II)     .    .    . 

der  Bürsten  j  Länge 

Fläche  aller  Bürsten  F^ 

Stromdiohte  (S.  261,  Bd.  II) 

Dimensionen  der  vor-  (  Breite 

geschobenen  Bürste      \  Länge 

Zahl  derselben  pro  Bürsten  stift 

Magnetsystem. 

a)  Hanptpole* 

Polbohrang 

Luftspalt  S  >  — ^ '  .    .    . 

—  1,6*1^,       (8.253,  Bd.  II) 

V   =    *"7^^      (S.272,ßd.  D       

0 

Polschuhe:  Material  (S.  115,  Bd.  II)      .    .    .    . 

Länge  in  der  Achsenrichtung  Ip 

Polbogen  bp 

Ideeller  Polbogen  bt  (S.  267,  Bd.  I) 

Polteilung  s —  ^  ^ 

Verhältnis  -  =  a,  (S.  224,  Bd.  II) 

T 
h 

bi 

Höhe  des  Polsohuhs  hp 


Kohle 

6 
115 
4 
1,5 
3,0 
108 
6,4 


n 


in 


IV 


48,8 
4 

1,13 

1,55 
Blech 
23 
19 

19,4 
25,1  - 

0,775 

1,14 
1,2 


Kohle 
20 

177 
5 
2,0 
3,0 
600 
5,9 


321,5 
7,5 

1,08 

1,3 

Stahlguß 
30 

33,5 
34,0 
50,3 

0,675 

0,85 
1 


510     ,     — 
Stahl 
4 


580 

Kohle 
4 

283 

7 

1,6 

3,0 

135 
8,4 


36,8 
4 

1,09 
2,1 

Blech 
19 
17 
17 

28,2 

0,6 

1,06 
2 


Endruw. 

6 

374 

6 

1,4 

4,2 

35,3 

10,6 


84 
20 


Blech 

41 
10 
27 

41,8 
0,645 
1,64 


1180 

Stahl 

3 


830 

Endruw. 
2 
555 
5 

1,2 

4 

56,8 

23 

1,1 
4 
1 


50 
10 

1,11 

0,85 

Blech 
45,2 
44,6 
49,5 
78,5 

0,63 

1,01 


kg/cm* 


kg/cm* 


Amp. 


cm" 
Amp. 
cm' 
cm 


cm 
mm 
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I 

II 

ni 

IV 

V 

MagnetBchenkel:  Material  (S.  ii5,  Bd.  ii)  .   . 

Blech 

StahlguB 

Sciiinied- 
eisen 

Schmied- 
eisen 

_ 

Länge  in  der  Achsenrichtnng 

23 

33 

— 

86 

— 

cm 

Breite  —  Durchmesser 

11,5 

25 

14,5 

7 

1 

Badiale  Höhe  einschliefil.  Polschuhe     .    .    . 

20,8 

33 

17 

23 

_ 

1» 

Querschnitt  §«, 

252 

690 

165 

252 

r.in* 

Kraft]  inienlftnge  Lm 

44 

66 

35 

46 

cm 

b)  Wendepole.  (s.  aoe  u.  28i,  Bd.  n.) 

PolBehnh:  Material  (3. 119.  Bd.  n) 

Schmied- 
eisen 

StahlguO 

Schmied- 
eisen 

Schmied- 
eisen 

Blech 

Breite  6,» 

2,5 
5,3 
17 

3,8 

6 
22,5 

4 

5,8 
14 

5 
7 

28 

10 
15 
50 

cm 

Ideelle  Breite  h^i 

Länge  in  der  Achsenrichtung  l,^ 

i> 

Ideelle  Länge  l„i 

18,2 
4 

24 
5 

15,2 
4 

31 

10 

50 
10 

Luftzwischenraum  d„  (S.  287,  Bd.  II)     .... 

mm 

Magnetsehenkel:  Material  (S.  ii9,  Bd.  ii)  .    . 

Schmied- 
eiien 

Stahlguß 

Schmied- 
eisen 

Schmied- 
eisen 

— 

Länge  in  der  Achsenrichtung 

17 

22 

— 

28 

— 

cm 

Breite  —  Durchmesser 

8u.5 
51U.85 

4u.6 
88U.132 

5 
49 

4,0 
112 

— 

Querschnitt  §,»«  (S.2M,  Bd.  11) 

cm* 

Kri»^ftlinienlänffe  T/-« 

45 

68 

34 

46 

cm 

c)  Joch:  Material  (S.  116,  Bd.  n) 

QaDeiMn 

Gußeisen 

Stahlguß 

Stahlguß 

Länge  in  der  Achsenrichtung 

40 

— 

28 

86 

cm 

Badiale  Höhe 

7,5 
260 

750 

6,5 
115 

3,5 

130 

— 

Querschnitt  Qj 

cm* 

Kraftlinienlänge  Lj 

52 

65 

60 

70 

— 

cm 

Maschinen  mit  Kompensations- 

wicklnng. 

ÄuBerer  Durchmesser  des  Statoreisens  DJ 

— 

— 

— 

— 

87 

cm 

Innerer             „                 „             „              A' 

— 

— 

— 

— 

50 

» 

Eisenlänge  ohne  Luftschlitze 

— 

— 

— 

— 

45,2 

n 

niit               „            

— 

- 

— 

— 

50 

n 

Zahl  der  Luftschlitze 

"""" 

*""■ 

~~" 

4 

4 

Zahl    der    Nuten    zur    Unterbringung    der 
Magnetwicklung 

Dimensionen  1   mittlere  Breite 

— 

— 

— 

16 

cm 

derselben       /  Höhe 

— 

— 

— 

9 

» 

Zahl    der    Nuten    zur    Unterbringung    der 
Kompensationswicklung 









14 
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Dimensionen  |  Breite , 

derselben       /  Höhe 

Mittlerer  Magnet-Querschnitt  Q«  .  .  .  . 
Mittlere  Stärke  des  Wendepolzahnes  .  . 
Mittlerer  Querschnitt  des  Wendepolzahnes  Q^ 

Zahnhöhe  'f^L^^'/^L^^ 

Eisenhöhe  oEne  Zahnhöhe  (Jochhöhe)  .    . 

Querschnitt  Qj 

Kraftlinienlftnge  Lj 

Blechdicke 

Berechnung  des  Wendefeldea, 

„^  (8.  278,  Bd.  11/ 

Aa,  =0,92logios-^  (S.«78.Bd.ID 

21 
^,  =  0,461og,o  ^  (8.278,Bd.ID      .    .    .    .    , 

ÄW 

C=y-j^    (8.  462,  Bd.  I  a.  S.  291,  Bd.  II)    .    .    . 

Xgo  (S.  462,  Bd.  I  a.  S.  291,  Bd.  II) 
h 


k  +  bD-yßD' 

+  2A8Xq^^'7^''    (S.28i,Bd.Il)i)  .    .    . 

^wa  =  B„,tKilmi 

Ofc  (S.  566,  Bd.  I  u.  S.  282,  Bd.  II)       

^,p-  =  0**,r«   (S.282,Bd.II) 

Berechnung  derMagnetisiemngskurve, 


E= 

Kraftfluß  ^  =  -%  .  —  EiO^  (S.  61,  Bd.  I) 
N  pn 

Induktion  im  Luftzwischenraum  Bi  = 


Induktion  im  Anker  .B«  =  ■ 


2lhk^ 

B,t„,a*    (S.244,Bd.  II) 

Bsmmmx    (8.  280,  Fig.  246,  Bd.  I) 

Streuungskoeffizient  a  angenähert  (S.292,  Bd.  I) 


II 


3,63 

0,58 

0,8 

4,78 

0,5 
8,5 


2190 
0,21 
1,5 

0,815 

2^0 
8,18 

7450 


8 

0,61 

0,8 

4,58 

0,5 
2,5 


3085 
0,445 

1,6 

0,71 

680 
9,45 

9000 


14200  j  12750 

21800  '  17400 

21000  I  17400 

1,18  :  1,15 


III 

IV 

V 

— 

— 

2,3 

cm 

— 

— 

9,5 

» 

— 

— 

i5oa 

cm" 

— 

— 

8,7 

cm 

— 

— 

374 

cm" 

— 

— 

9,5 

cm 



— 

9 

n 

— 

— 

375 

cm" 

— 

— 

100 

cm 

— 

— 

0,5 

mm 

2,14 

-  M 

2,2 

0,57 

0,735 

0,54 

0,8 

0,46 

0,77 

8,73 

5,47 

8,46 

0,5 

— 

2,5 

8 

— ~ 

1110 
0,098 
1,4 
0,137 

115 
2,8 

7500 

12000 
22000  1 
21100 
1,18  i 


8280 
0,7 
1,5 
1,05 

450 
3,2 


I 

1740 
1,3 
1,2 
1,56      10» 


10» 


650 
9,03 

3650 


Volt 
10« 


*)  Bei|>  Wendepolen  siehe  öl.  87  a,  S.  281. 

")  Magnetisierungskur  von  verschiedener  Eisensorten  siehe  Tafel 


8440  14800 

9900  19400 

—  j  18900 

1,12  i      1,05  i 

XIII. 
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n 


m 


IV 


i 


Bj  = 


AWt=\fiBt6k^   (S.268,Bd.D 
AW^=aWaLa      (S.  288,  Bd.  I) 

AW^^aWjLx    (S.  277,  Bd.  D 

AWm=^aWf^Lin  (8.  282,  Bd.  I) 

AWj=^awjLj    (S.  282,  Bd.  I) 

AWko  (8.  284,  Bd.  I) 

AWt,=^pAWH, 


Berechnung  der  Erregnng  bei  Be- 
lastnng. 


Klemmenspannung  P 
Stromstärke  .7  .  .  . 


Induzierte  EMK  E^   (8.  856,  Bd.  II)  , 

4>,  =  ^^^EA0^ 

N  pn 

Bi   =  -T-7-  (S.  226,  Bd.  II)  ...  . 

Ba      (S.  246,  Bd.  II) 

*«'  =  2  .  {^^  +^n,^    (8.  282,  Bd.  11) 

*a"  =  ö  •  (*»  —  *»r  «)  (S.  «82,  Bd.  11) 


b: 

BJ' 

Bzimax 

'1""V  i{AWio+AW,ö'^AW.o  +  AWr) ' 
•  (2*;^  +  ZxX^  4-  HxXj)   (8.  291,  Bd.  I)  . 

*».  =ö*** 

-B«  (S.  257,  Bd.  II) 

5^-  (S.  257,  Bd.  II) 

1 


a,  =  l. 


*. 


2  (^«.4-  ^«»m)  (8.  282,  Bd.  II) 


0/'  =  -  (d^,^  —  0^«)  (8.  282,  Bd.  ID 
^' 

J5/' 


3,75 
14900 

7200 

5400 

360 

1080 

1200 

2500 

10540 

31620 


10,9 
15800 

7250 

12400 

500 

765 

2970 

8180 

19815 

198150 


2,7 
16300 

11700 


220 

345 

228,5 

3,3 

7780 

1,76 

1,55 
15900 

1400 
22600 
21500 

1,18 
3,9 
15500 

2,11 

1,79 

8100 
6900 


630   115 
1750   565 
656  '  118 
2,36 


9,8 
9950 

5,12 

4,68 

13800 
12700 
18100 
18000 

1,2 
11,75 
17000 

6,23 

5,52 
8320 
7370 


3,58  ;   9,5 

14200  j  6350 

13800  i  12600 

8600  ;  — 


50 

805 

1050 

10505 

31515 


10« 


450 


7780 


1,28 

1,18 
12700 
11800 
22800 
21650 

1.2 

2,83 
17100 

1,47 

1,84 
12800  ^ 
11700  I  10000 


2800  I  8600 
10200  j  14000 
10200  14000 


1,12 
3,7 
14700 


2,4 

1,3 
18800 


1,05 
6,9 
4600 

4,23 

2,67 

11300 

7100 


1120 

555, 

462 

470 

3,3 

6,55 

2760 

2650 

2 

3,92 

1,3 

2,63 

4300 

12800 

450  Volt 
Amp. 
Volt 

10« 


10« 
10^' 


10« 

10« 
10« 


Digitized  by 


Google 


Znsammenstelluiig  d.  Formeln  für  d.  Berechnung  d.  Gleichstrommaschinen.     395 


II 


in 


IV 


AWt  =lfiBidk^.    ...       

AW\  =  ~Laaw: 

AWJ'  =  ^Laaw:' 

AWg   =avDzLj      

AWm  =aw„L^ 

AW/  =^Ljau>/     . 

AW/'  =^^LjÄW/ 

AWr    (S.  827,Bd.  I) 

AWm    (8  829,  Bd.  I) 

AW,=pAW, 

-^-^    (S.  266,  Bd.  II) 

Wendepol-Erregong.  (\*f^t.*^ 

•^w»m&x 

B^^ 

AW^i 

ÄW„, 

AWJ 

AW," 

AW„^ 

AWy 

AWj" 

AWx  =  AW^i  +  AW„,  +  AW:  -  AW:' 

+  ^W^«  +  4Tf^/-iilF/   (S.282.Bd.ID    . 

xAS 

AV/^ 

Erregerwicklnng. 

a)  UaaptSGhlnfiwlGklimg.    (s.  268,  Bd.  11.) 

Zahl  der  Spulen 

Schaltung  der  Spulen 

Windungen  pro  Spule 

AW 

Windungen  total — ~=t(?A 

•/ 

Stromdichte  8a 

')  Experimentell  ermittelt.    Die  BOnten  lind  ans 


5580 
324 

170 
1470 
1430 
1720 

1120 


12900 
220 

250 
1060 
4950 
2240 

1682 
500 


275 
70 


8850 


55 
990 


-  I  4030 

-  '   175 

-  I  4675») 


11814 

35440 

1,78 

6150 

6200/8700 
1580 

10 

370  ! 

170 

40 

1720 

1120 


23752  I 

237520  I 

1,26  ! 

I 
I 

5600  j 

5870 '8050 
2660, 

10 

4001 

250 ! 

250 

2340 

1660 


3100 

2800 

775 

5 

100 

75 

15 

480 

360 


18775 
.  56300 
•  1,43 

11900 

9350 

5175 

65 


210 

4030 

175 


2430   3750  j  940 
5850  I  18860 !  3525 


230 
32 


9200 

4170 

3090 

20 

230 

55 

15 

300 

70 


9305  i  3530 
13100  I  20800 


8280 
1,41 


6 

8X3 

in  Serie 

5,5 
16,5 

2 


22610 
1,2 


4465 
1,27 


22405  I  24330 
1,71  '  1,17 


Amp. 
mm* 


der  Wendepolmitie  in  der  Drebrichtimg  etwu  Tenchoben. 
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I 

II 

ni 

IV 

V 

Drahtquerschnitt  g*  =  — 

85 

— 

— 

— 

— 

mui- 

Drahtdimensionen  nackt  und  isoliert    .    .    . 

8,5x10 

— 

— 

— 

— 

mm 

Badiale  Höhe  des  Wicklungsraumes    .    .    . 

— 

— 

~~" 

~^ 

cm 

Breite  des  Wicklungsraumes 

— 

— 

"■" 

"~~ 

_ 

Ti 

Mittlere  Länge  einer  Windung  h 

92 

___ 

- 

w-^      *     ^  p         (1  +  0,104  r„)  IT*  Z* 
Widerstand  B*  = '  ^7,^-          —  ... 

0,0019 

— 

— 

— 

Q 

(8.  667,  Bd.  I)                             Ö/UUjA 

Q 

Anlafiwiderstand  (Motor)  Th 

— 

— 

Maximale  Stromstärke  beim  Anlassen 

\ 

P 

— 

— 

— 

— 



Amp. 

B.  +  i2,  +  E.  +  r^      

b)  Nebensehlafiwlckliiiig.  (S.  t6o,  Bd.  n.) 

■ 

Erregerspannung 

220 

630 

115 

298-84« 

— 

Volt 

Zahl  der  Spulen 

6 
Serie 

20 
Serie 

4 
Serie 

6 

Serie 

Serie 

SchaltunflT  der  Snulen   ...        

Windungen  pro  Spule 

1000 

780 

1150 

2610 

216 

Mittlere  Länge  einer  Windung  2« 

92 

130 

63 

100 

350 

C»TT1 

(1+ 0,004  T.)AW',Z, 
*-=              5700  P      '      '^'^  ^"  ^'^     •   • 

4,15 

13,8 

3,14 

2,55 

8,5 

mm* 

bei  DoppelschluBmaschinen,  wo  eine  Neben- 

sohlußregulierung  im   weiteren    Umfang 

nicht  verlangt  wird 

(1 +0,004 r.)ilT7,,Z.  iQ^i^ji 
^''""              5700. P                 '^           '     •    • 

— 

— 

__ 

— 

>» 

Durchmesser  nackt  und  isoliert 

2,3/2,6 

4,2/4,7 

2,0/2,4 

1,8/2,2 

3,3/3,8 

mm 

Stromdichte  bei  Vollast  «« 



1,16 

"" 

1,41 

— 

Amp. 
mm* 

i«  bei  Vollast  =  g«  «» 

15  3 

__ 

Amp. 

AWt 
Totale  Windungszahl  w^  =  — ; — - 

6000 

15600 

— 

15660 

432 

i-  bei  Leerlauf  = 

5,28 

12,7 

Amp. 

tiimM  =  0,8  bis0,9t„ 

Widerstand  B,-<»+«'j;^*^-) -"'"..    . 

27,7 

26 

107,5 

1  ß 

(8.  666,  Bd.  I)                        5700- g„ 

1 

P 

— 

— 

— 

~ 

Amp. 

An 

P 

Eegulierwiderstand  r„  = E„    .    .    .    . 

in  min 

— 

— 

— 

^ 

Q 

Radiale  Höhe  des  Wicklungsraumes     .    .    . 

13 

18,5 

14 

18 

9,5 

'    cm 

Breite  des  Wicklungsraumes 

6 

9,5 

5 

8 

6,2 

») 
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I 

II 

6 

20 

Serie 

Serie 

11 

7 

66 

140 

1,9 

2,0 

180 

880 

4x45 

11x80 

60 

82 

0,0046 

0,23 

5 

8 

5,5 

8 

11x80 

84 

15,7 

1,5 

1,5 

10 

10 

12 

34,2 

5,15 

75 

730 

6970 

1300 

5320 

2080 

12290 

— 

0,75 

• 

1500 

in 


IV 


c)  If endepol-  bezw.  Eompengationswlck- 
lungr.    (s.  119,  Bd.  n) 

Zabl  der  Spulen 

Schaltung  der  Spulen 

"Windungen  pro  Spule       

^Windungen  totflJ  Wc 

Stromdichtes«, 

Leiterquerschnitt  g«. 

Leiterdimensionen  nackt 

Mittlere  Länge  einer  Win^.ung  l^ 

^Widerstand  Be 

Kadiale  Höhe  des  Wicklungsraumes  .... 

Breite  des  Wicklungsraumes 

Yerbindungskupler 

Verluste  und  Wirkungsgrad. 


Eisenrerlagte: 

Periodenzahl  c  = 


pn 
60 


Hysteresiskonstante  o/^  (S.  688  n.  668  Bd.  I)     .    . 
Wirbelstromkonstante  o„    (S.  641  u.  668,  Bd.  I)  . ' 

Eisenvolumen  des  Kernes  F« 

„  der  Zähne  7, 

Hysteresisverluste : 


Wi  = 


""^loo^^ioooj 


^-V'V.+  ik/^- 


1000 J    ^' 


»'A  —  "Ai^aI  l  ^i)QQJ       ^»-V^i  \~IÖÖÖ 
(S.  668,  Bd.  I) 
Wirbelstramverluste : 

Totaler  Eisenverlust  =  Wm-\-W„  (S.  664,  Bd.  I) 

Wirbelstromverlust  in  den  Folschuhen 
pro  dm* 

(S.  649,  Bd.  I)                \  ^"  / 
Totaler  Wirbelstromverlust  in  den  Folschuhen 
=  0fl2phj,l,W, 


4 

Serie 

4,5 

20 

1,07 

530 

23x23 

25 

0,0002 

16 

2,3 


6 

Serie 

10 

60 

1,84 

610 

4,8  X  145 
116 

0,002 
145 
5 


2 

Serie  . 

22 

44 

192,5 

6,6X36 
360 

0,017 


8  (8,5X40) 


Amp. 


mm* 
mm* 
mm 
cm 
Ü 
cm 


dm» 


Watt 


Watt 
dm» 


Watt 
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II 


in 


IV 


Strom  wimeTerliute : 

a)  durch  den  Ankerstrom:  (S.  666,  Bd.  I) 

A  V       M     *     ^  i>         ^     t{l  +  0,004  r«) 
Ankerwxderstand  B^^j.-^,  ■  ^^^-^^-—^ 


(2  a)"  5700  g. 

Spannungsverlust  im  Anker  J^Ba    •    • 

Wattverlust  >rÄ«  =  J.«Ä. 

b)  durch  den  Erregerstrom:  (S.  666,  Bd.  I) 

HauptschluBwicklung  WH  =  Jk*Bk  .    . 

Nebenschlußwicklung  W.  =  $ „■  fi„     .    . 

Wendepol  Wicklung  besw.^  w  :=J*  R 
Eompensationswicklung   /      *        *      ' 

KommutationsTerlagtet  (S.  668,  Bd.  i) 

Mittlerer  Spannungsverlust  unter  den  Bür 
sten  JP  (S.  261,  Bd.  D 

Übergaugsverlust  unter  den  Bürsten 

Wn  =  2'J^AFf^ 

Meehanisehe  Terluste:  (S.  676,  Bd.  i) 
Lagerreibung: 

ftirt;,<4m/8ec:  WB==9fil^d,hJ^  . 
(8. 676,  Bd.  I)  Tj  * 

für  V,  >  10  m/sec :  Wb  =  9,81^  d,  l,  »,     . 
l  (8. 676,  Bd.  I)  ^z 

Bürstenreibung:  (S.  681,  Bd.  I) 

Auflagedruck  pro  cm*  g 

Beibungskoeffizient  q 

Wattverlust  T7r  =  9,81  v*2?i^e 

Luftreibung:  TFi   (S.  680,  Bd.  I) 

Samme  aller  Terluste. 

+  Wu+WE+Wr+WL     .     .     .     . 

Wirkungsgrad:  (S.  683,  Bd.  i) 

(bei  Vollast  . 

„  '/^  Last  . 

„  Va  Last  . 

Erwärmung. 
Kleinere  Anker:  (S.  742,Bd.  i) 
Abkühlungsfläche  Äa  =  Jt  Dl^  ^-  ~  D« 


Last  . 


0,0184  I   0,011 

I 
4,65    I    19,4 

1590    !  33600 


220 

970 

7200 

— 

— 

— 

550 

8300 

"~~ 

~~" 

520 

2650 

— 

— 

— 

1500 

10000 

— 

— 

0,15 

0,25 

535 

0,15 
0,25 
2390 

1  1  1  1 

1      1      1      1 

— 

8095 

76430 



90,3 

93,5 
93,5 
92,6 
87,4 

— 

— 

— 

Q 

Volt 
Watt 


■  Volt 
Watt 

i 

Watt 

TT 

kg|cm* 
Watt 
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Spezifische  Abkahlangsfläche : 

m               ^        -u^x.         rr        400  bis  550  „^ 
Temperaturerhöhung  7«= ®  C. 

Größere  Anker:  (s.  742,  Bd.  i) 

Abkühlung8flÄche-4,  =  ÄDZi 

Spezifische  Abkühlungsfläche: 


>Vi,  =  JWi. 


Temperaturerhöhung  T«  = 


250  bis  450 


(1  +  0,1  v^) 


Anker  mit  Stimkappen  und  direkt  auf  der 
Welle  sitzendem  Armatureisen  (Turbo- 
dynamos): 

w,,  +  w,  +  w„ 

T. 

Kommutator:  (S.  747,  Bd.  i) 
Spezifische  Abkühlungsfläche : 

--;^/>+«.i^*) 

m             ^        v«i.         Ol        70  bis  120 
Temperaturerhöhung  T*  = .    .    . 

Magnetspulen:  a)  Hauptpole:  (S.  739,  Bd.  I) 
Abkühlungsfläche  Ä^ 

500  bis  750 


Spezifische  Abkühlungsfläche  um  =  ^ 
Temperaturerhöhung  T^ 


am 


b)  Wendepole:     ... 
Abkühlungsfläche  Amw 


Spezifische  Abkühlungsfläche  a«, ,»  =  -  "- 

rVe 


Temperaturerhöhung  T^n 


600bi8^750 

Omw 


u 


in 


IV 


3470 

6,35 
640 


3,85 
43 

12300 
10,4 


7500 
12,3 

58 


30000        —     I      - 


5,7 
10080 


5,55         — 


82600 
11,5 


44000 
5,3 
52 


*lt  =  Totale  Länge  des  Ankers  inkl.  Stirnkappen  in  cm. 
D,«  =  Mittlerer  Ankerdurchmesser  =  jD<4-ä  in  cm. 

nDm-n  .        , 

v«  =  — gö —  in  m/sec. 


Witt 


22  I     —     ,     —      1     — 


Watt 

Watt 

»0 


cm" 
Watt 

«0 


cm* 
Watt 


cm* 
Wült 


cm* 
Wätt 
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I 

n 

m 

IV 

V 

Konpeaiierte  SaseklBea: 

MD.'k  +  j  {DJ*  -  D/*)  (2  +  n.) 

1 

'    cm« 

Im  Stator  eingebettete  Kupferverlaste 

.        ^..u            /r        200  bia  300 
Temperaturerhöhung:  T„= .    . 

dm 

— 



— 

— 

'  Watt 

Nachprafnng  der  Maschine  auf  Kom- 

mntienuig. 

1 

2f 
Ankerkonstante  Z  =  ^fci;^Ä.  10-«  •)     .    . 

-'^                        (8.5«S.Bd.I) 

0,176 

0,34 

0,253 

2,32 

2 

\ßJ+<' 
Bedozierte  BUrstenbreite : 

.       5 

4 

1,5 

3 

2  1 

1 

br'=h+ß    1-(1+J»,)^      (S.«M,Bd.I) 

16 

23,3 

10,35 

20 

12     !  mm 

0,91 

0,8» 

0,71 

0 

1 
0 

-~                     (8.  277,  Bd.  11) 

LeitflUiigkeitea.  (s.  290,  Bd.  n.) 

\^ör,      r,       Tg       r^  +  U      ^ij 

3,63 

3 

2,14 

4,4 

2,2 

2,64 

2,14 

1,75 

2 

1,85 

^*.=  0,92  log,,  J^ 

0,53 

0,61 

0,57 

0,735 

0,54 

;*,  =  0,921og.."('-*'> 

1,34 

1,58 

1,49 

1,9 

1.7 

X,  =  0,46  log.o  %l' 

0,8 

0,8 

0,8 

0,46 

0,77 

Väs'  (S- *^*» ^^- 1  ^- s- ^1»  ß<*- i^  •  •  • 

0,5 

0,5 

0.5 

_ 



Xg       (S.  462,  Bd,  I  u.  8.  291,  Bd.  II) 

3,5 

2,5 

2,5 

8 



a)  Maschinen  ohne  kttngtliche  Eommata- 
tion: 

1 

Xns  =^K  +  hs  +  0,5  X,  y  (8.  278,  Bd.  II)    .    .     . 

— 

— 

— 

— 

— 

hz  =  Kz  +  hz  +  ^,^^sT    (S.  290,  Bd.  II)      .     . 

— 

____ 

— 

Ax7=^n,  +  X*,-|-A,^     (S.  290,  Bd.  II)  .     .     .     . 

— 

— 

— 

— 

*j  Nachfolgend  wird  die  Ankerkonstante  mit  X  bezeichnet. 
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II 


in 


IV 


Aeo  = 


=  28,X( *J^^^  +  xA    .   . 

r  (S.  288,  Bd.  11) 


€rs==2X 


t^^Ns 


^^-{j-')ß^ 


(S.  288,  Bd.  II) 
(S.  278,  Bd,  n) 


^4 


ß 


^Nt 


(S.  277,  Bd.  II) 


e,  =  (l+i>,)f-XAx,  (S.288,Bd.ID      .    .    .    . 

b)  Maschinell  mit  kfinstlleher  Kommutatioii: 

J  ^,p/  (S.  684,Bd.  D 

N 
/Je„=  Sk^l»iV{Aß^i)lO-6  (S.292,Bd.lD 

Is 


Xys  =  kn  +  ^ks  +  Ofi^^X, 

X.V.  =  Xn.  +  hs  +  0,5  ^  ;,  +  (k„  -  1)  X,,  Y^ 
'       (8.  285.  Bd.  n)        *^ 

XL,  =  Xn,+  lkz  +  J-^s  +  ik^-l)hJf^      . 
*'        m.  MB.  Bd.  ir^  1 


c^,  =  2Z- 


t^hfa 


(8.  29B,  Bd.  II) 


t,  +  bD 


-(f-) 


(S.  273,  Bd.  II) 


I/Jd 


Crm«  =  «r# 3 (S.  277,  Bd.  U) 

C,  =  (1  +pj)  ^  XXlm  (S.  292,  Bd,  II)  . 


S  =  0,5[-gJ  fcÄCrf-;ix,10  -•  (S.398,Bd.I) 


^  =  Taä'"'V-ö    (S.Mö,Bd,I) 


Gewichte. 


Ankerkapfer 

Magnetkapfer 

Wendepol-  bezw.  Kompensationskupfer   . 

Ankereisen 

Magnete  und  Polschuhe 

Joch 


645 
1,8 

4,78 

4,8 

5,42 
0,43 

0,82 
0,25 


1550 
4,2 

4,58 

4,93 

5,90 

0,88' 

1,73 

0,54 


46 
227 

64 
170 
340 
660 


I 

'  760 
2500 
900 
3600 
4180 
7400 


725 
1,6 

3,73 

4,48 

5,50 
0,67 

1,24 
0,76 


5,47 
4,73 

5,31 
5,45 

5,45 
3,7 


24 
80 
24 
95 
120 
225 


^)  Bei  p  Wendepolen  siehe  Gl.  100  b  S.  285  bezw.  119  S.  292. 
Arnold,  GleiohstrommaKhine.   II.   2.  Aufl. 


t  192 
I     855 

380 
.     775 

430 
=     420 

26 
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35 
0,53 

3,46 

5,2 

5,95 

6,54 

6,54 

445 
4,6 


130 
115 
270 
425 

980 


Volti 

Volt 

Volt 

Volt 
Volt 

Volt 


Volt 

Volt 

Volt 
Henry 
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79.  Tabelle  VII.   Hauptabmessnngen  und 


Fig.  oder 
Tafel 


H 


Firma 


Maschinenart 


Leistung 


PS 


KW 


m  I— I 
O    N 


PS 

n 
bezw. 
KW 

n 


P 


3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 


!  i 

255  u.  256  147;  Vereinigte  El.  Act.-Ge8.  Wien  Nebenschlußmotor 

259  a.  260152  Elektr.-Akt.-Ges.vm.  Kolben  &  Co.  Nebenschlußmotor 
257  u.  258149  Elektr,-Akt,-Ges.vm.  Kolben  &  Co.  Nebenschlußmotor 
Ateliers  de  Constr.El.deCharleroi  Nebenschlußmotor 


263u.  264|154  Elektr.-Akt.-Ges.vm.  Kolben  &  Co.  Nebenschlußmotor 

Ateliers  de  Constr.El.de  Charleroi  Nebenschlußmotor 

282  u.  283  174  Ateliers  de  Constr.  El.  de  Charleroi  Fördermotor 

I         Siemens-Schuckert- Werke  Zusatsmaschine 


2,6 

12 

8 

30 

125 


2550   0,00010 
2600  I  0.0046 


(100)  840 

280 


750 
1200 

430 

500 


I 


0,0107 
0,025  . 

0,29 
0,48 


Siemens-Schuckert- Werke 
Elektr.-Akt.-Ge8.  vm.  Kolben  &  Co 
Vereinigte  El.-Act.-Ges.  Wien 
261  u.  262  152  Ges.  f. Elektr.  Industrie,  Karlsruhe 

Spezialfabrik  elektr.  Maschinen 
vorm.  A.  Ebert 
265  u.  266  156;  Siemens-Schuckert- Werke 

Vereinigte  El.-Act.-Ges.  Wien 
:  Elektr.-Akt.-Ges.vm.  Kolben&Co. 

I 
269  u.  270  159  Ganz'sche  El.-Akt.-Ges. 

Elektrizitäts-Ges.  Alioth 
272  u.  273  162  Ges.  f,Elektr.  Industrie,  Karlsi-uhe  Nebcnschlußdynamo 
Ateliers  de  Constr.  El.  de  Charleroi  Dynamo  mit  Fremd- 
erregung 


Nel>eu8chlußdyuamo 


Tafel  I 


164  Maschinenfabrik  Oerlikon 


Nebenschlußdynamo 


I         Ateliers  de  Constr.  El.  de  Charleroi  Nebenachlußdynamo 
274  u.  275  165  Comp.  Gen.  Electrique,  Nancy         Nebenschlußdynamo 
Maschinenfabrik  Oerlikon  Nebenschlußdynamo 

276  u.  277  167  Maschinenfabrik  Oerlikon  Nebenschlußdynamo 

278  u.  279  169  Elektr.-Akt.-Ges.vm. Kolben&Co.  Nebenschlußdyuamo' 

Tafel  II    171   Ges.  f.Elektr,  Industrie,  Karlsruhe  Nebenschlußdynamo' 

Sachsenwerk,  Licht  u.  Kraft -A-'G.  Nebenschlußdynamo 

Ateliers  de  Constr.  El.  de  Charleroi  NeJ)enschlußdynamo 

280  u.  281  172  Comp.  Gen.  Electrique,  Nancy  Nebenschlußdyuamo 

Ateliers  de  Constr.  El.  de  Charleroi  Nebenschluüdynamo 

Tafel  III  174  Elektrizitäts-Ges.  Alioth  Neben.schiußdyuamo' 


160 
4.S0 
240 
220 

2-20 
60'J 
220 


Nebenschlußdynamo ' 
Nebeuschi  ußdy  namo 
Nebenschlußdynamo 
Nebenschlußdynamo 


Nebenschlußdynamo 

Nebenschlußdynamo 
Nebenschlußdynamo 
Nebenschlußdynamo 


Nebenschlußdyuamo      — 


(0)— 30   9,33     rO 

5  1160     0,0043  iOf  ^50 

I 

6,4  ,  1300  0,0049   HO 

6  I  1100  '0,00545  löO 
10,5i  1200  0,00875  2:50 
50  '  725  0,069    22U 


72 

150 
175 
100 

107,5 
246 
350 
220 


550 
500 


0,131 


0,3 
450   0,39 
250   0,4 


I  560!  333  1,68 
350  I  200  :i,75 
210 !     120    1,75 


—  250 

—  600 

—  275 

—  '  270 

—  350 

—  '  360 

—  400 

—  ,  400 

—  '  900 


125  j2.0 

276  2,16 

125  2,2 

100  2,7 

120  2,92 

120  '3,0 

125  3,2 

110  3,63 

100  9,0 


120 

2-20 
230 
240 


I 


225  :0,48  :    500 

375  ;0,655         110 

500  0,7  260 

300  |0,73  ifi\  -220 


160 

2X130 

bis  I  UV)) 

260  350^ 
500 


560 

62.5 
115 
2x110 


i  500 
'  240 
■    480 

.  500.6001 
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Strom- 
stärke 
J 


•a  t « 


a  o. « 

1 1 


Anker- 
durch- 
messer 


h 


Eisen- 
länge 


Na 


;  ^  M 


•3  SP 


I 


3  5503 


1-^ 


l-Ö 


2/^ 


Wicklungsart 


15,5 
24,5 
80,5 
114 

460 

(150)— 320 

(2000)— 1000 
100 

58 

40 
45,8 
227 

600 

682 
766 
416 

215 

2240 

1350 

(2000)— 1000 

3500 

1350 

800— (600) 

500 

1070 
4400 
2390 
1590 

720 

1670 

850 

1800— <1500) 


3  3 

3  1 

8|  2 

2i  2 


2:  1 

21  1 

2  1 

2  1 


7,7 
12 
15 
56 


18,9 
25,5 
25,5 


I 


9,5!  2,4    6,3 

10,5'  5,31 15,5t 

10  5,05  15,5| 

30    6,8   9,6,  19' 


6,3 
14,3 
14,3 
18 


-  25,2, 

1  .34,71 
1    10,0l 


77   59,133,5   9,9   32    31 


160     69  i  40 


'  250  '250 


25 


20 


210 
9 


11,4   32;  30 

13,7;  50 '46,25 
3,61  12|  11 


I 

744  ,  31 

702  39 

702  I  39 


93 
117 


4  'Reihenwicklung 
3    Keihenwicklung 


m  ,  S    Reihenwicklung 
18,8'     262  '  66'     131      1  | Reihen wicklung 


13,3 
18 


3    3,92 
1  ,12,1 


546     91, 
346    173 


29  21  9  4,0  14i  13  1  ;i4.3 

20  23,2'  8  4,6  12,5  11,3  1  !13,4 

22,9  27  12  5,2  10,9  10,9  —  !17 

115  ,  43  17  9,8;  22  20  2  |16,3 


3 
3 

1 

1  , 
2x4j 

1  j 


100 

115 
128 
210 


56 

66 
75 


32 


8,3 


38,510,3 
37  15,5  28,4 


19 

25 
26 


72  49,5  8,2  34,6  33,8 


110 

140  95 

170  105 

125  110 


58,5 
65 
52 


10,9  26 .  22 

11,527,5  25,5 

23,3  31,5  28,5 


75  14,5;  34  31 


6  12   146  150  112  14,8 


6  2x4  170 


i  80 
41,5 


5  1IO8 
2x8'  138 


150 
100 


3   120 
5  ,168 

5  I  86 


160 
150 
175 


123 
115 
139 


1  16,1 


756 
276 

258 
594 
540 
266 

432 


189 
46 


273 

173 

378 
138 


1  i  Parallel  wicklung 
1  Reihen  wicklung 


43  129 
33  99 
45      135 


Reihen  parall  elwickl. 
Parallelwicklung 


17,8      420 

17,6     456    114 

9,4     352     88 


1  Reihen  wicklung 
3    Reihenwicklung 

2  Reihenwicklung 


67      133      1    Reihen  Wicklung 


216      1 


Reihenparallelwickl. 


210  ,  1  Parallel  wicklung 

228  I  1  Parallelwicklung 

176  1  Reihen  wicklung 

I 

10,4      630      63      315  1  Reihen  wicklung 

18,612x320  160  2x160  1  Parallel  wicklung 

27,51     360  i  90j     180  1  Parallel  wicklung 

3    17,3      512  jl28      256  1  ParaUelwicklung 


14,5 


40 ,  37,5    2    26,2     816    204     408 


30i  27      3  [16,8  2x380  190  2x190 


13,5  33,8 
14.5'  40 


31,8j  2  .9,45 
37,5  2  |ll,4 


1560  195 
2520  210 


I 


150  112  15,1  401 

175  138  16,5l  32 

195  155  16,5  31 

225  192  12,9  25  : 

I   ! 

178  135  17,8.  33 

183  145'l4,6l  35' 

200  140  25,6  45 


390 
630 

560 


37,5'  2  :21,7  1120  280 

29,6'  2  11,4  2x544  27212x272 


28 
23 


10,2   960  ,240 
14,1  1728  1288 


;  129  300  230  31,4  39 


30   3  11,2 
32  ;  3  12 
40,2  4  11,5 
35  ,  4  :15,7 


480 
864 


1302  217  651 

1230  1205  615 

1440  i240;  720 

2100  '350'  1050 


1  Zweifache  Parallel wickl. 

1  Reihenparallelwick]. 

2  "Parallel wicklung 
2  'Parallelwicklung 

1  Parallelwicklung 

1  Parallelwicklung 


Parallel  wicklung 
Reihenparallelwickl 


1  Reihenparallelwickl. 

1  Reihenparallelwickl. 

1  Parallelwicklung 

1  Parallelwicklung 


1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 

29 
'60 
31 
32 


26* 
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1 

9 

"       " 

"3I 

^1 

Hr   1 

~\ 

Kommatator 

'5*1 

t^ 

'S 

^ 

1       .^   !ä^ 

'^     Nuten- 

S  ' 

-    =5 

o 
C 

es 

Leis- 
tung 

PS 
bczw. 

c 

1 

Leiterdimensionen      g 

1 

nackt        isoliert      'S 

1 

CD 

1^ 

11 

S  1   dimen- 
sionen 

1 

^  ; Breit«  |  Tiefe 

.vi         1 

i 

n 

i 

g  «  4*  111 

KW 

n 

mm 

mm            Qa    1     8a 

B, 

J.Ra 

Z  ,     ^8     i    Ä„ 

x»* 

^*  : 

ß        Vi,     P^t 

1 

PS 

2,6 

2550 

1,8  0 

1     1     ; 

2,3  0       2,55'    3     1     0,41 

6,3 

24   8,5 

23 

12,4 

3,5- 

4,2     16,6  10,8 

2 

12 

2600 

2,7  0    ;    3.05  0 

5,7  ;  2,1  '     0,29 

7 

18-  11,5 

24 

15,5 

5,1 

4,15  21,1   24,1 

3 

8 

750 

2,6  0         3,1  0 

5,3  1  2,82  i     0,31 

9 

18'  11,5 

27 

17,5 

7,5 

4,65   6,9     12,9 

4 

30 

1200 

1,8x6     2,6x6,8     10,8 

5,2       0,07     !7,85 

1 

4:    8 

19,7 

22 

11 

5,3     13,8  10,5 

5 

125 

430 

1,8x12'       —         21,6 

3,56  .  0,0117  j  5.4 

6 

10 

29 

42 

17,5 

4,83  9,45  2,53 

6 

(100)/240 

500 

2,4x12        —        ,28,8    5,551    0,055    117,6 

2 

6,2 

31,2 

50 

20 

9,1     13,1  32,6 

7 

280 

(0)-30 

8x25          —          200  t  1,25  1  0,0059  |  5,9 

4 

21 

63 

150 

21 

12,4  2,35  146 

8 

KW 

5 

1160 

1^2x7,5 1       —           9 

2,78     0,016      1,6 
1 

6 

6,5 

19 

18 

10 

4,1     10,9  2,27 

9 

6,4 

1300 

1 
1,4x8    i      —         11,2 

2,6       0,05     1  2,9 

6'  7,1 

20 

18 

10 

4,4 

12,2  5,35 

10 

6 

1100 

2,8  0     ,    3,4  0     i6,15 

3,25     0,215       8,6 

18,    12 

30 

15,5 

S' 

4,9 

8,9     9.5 

11 

10,5 
50 

1200 

2,7  0         3,2  0        5,7 

4,05 '     0,18     1  8,3 

I2I  8,5 

23 

18,5 

4,3 

11,6  10,7 

12 

725 

2,5x12         — 

30 

3,85:    0,034    17,75 

4 

8,5 

32 

26 

18 

6,15 

9,9    10,4 

13 

72 

550 

1 
2,2x15  3,7x16,5,    33 

3 

1 
0,0048  ,  2,9 

6 

10,5 

37 

38 

20 

5,5 

10,9  5,25 

U 

150 

500 

3,2x13         --        '  41,6 

2,76 

0,005 

3,4 

6 

12,6 

35 

56 

31 

84 

uj  9,y 

15 

175 

450 

3x13          —        '39 

3,28 

0,007 

5,35 

4 

9,5 

35 

50 

34 

6,9 

11,7    6,9 

16 

100 

250 

6x12,5         — 

75 

2,8 

0,023 

9,6 

4 

15 

31 

47 

14,5 

8,4 

6,15  12,9 

17 

107,5 

225 

2,8x14 

3,7x15 

39,2 

2,8 

0,0582 

12,8 

10  20,5 

39 

54 

.8 

5,4 

6,35"  19,9 

18 

246 

375 

2,5x14 

4,1x15,6 

35 

4      0,00125  :  2,8 

4      10 

35 

60 

2x33,5 

11,8 

11,8   (^.^ 

19 

350 

500 

2(2,5x11)'  6,5x12 

54 

3,15   0,00205,2,75 

4 

14 

32 

48 

42 

8,35,  12,6  18,1 

20 

220 

300 

3,5x12  4,2x12,7 

42 

3       0,0014      4 

4 

11 

30 

70 

45 

8,6  i  11     10,8 

21 

560 

333 

3x17       4x18 

51  1  2,87  '  0,00058  i    2 

1 
4|    12 

42 

90 

60 

6,9 

15,7  14,8 

22 

350 

200 

3^7x16         — 

59    2,88  i    0,002      2,7 

4      11 

40 

90 

2x35 

14,8 

9,4    17,2 

23 

210 

120 

1,8x16         — 

28,8    2,78     0,012       9,6 

8    12,5  ;  40 

105 

19 

8,45 

6,6    10,4 

24 

250 

125 

1x13     1,5x13,5 

13      3,2       0,03         15 

12 

14  ;  35 

1 

120 

17,8 

6 

7,85  14,9 

25 

600 

276 

2,5x16  1  3,5x17 

40  '  2,7  '  0,0064  '  6,85 

4 

8,5 

39 

104 

!     32 

5,85i  15     15,7 

26 

275 

125 

3,5x18  1  4,5x19 

63  1  2,2  1  0,0003     1,32 

4 

10 

45 

85 

2x26,5 

9,8    5,55  5,75 

27 

270 

100 

4x14          — 

56  ;  2,68  ,  0,00125  ,    3 

4 

11,5 

35 

130 

35 

8,5 

6,8      6 

28 

350 

120 

2,3x14         — 

32,2 

1  3,1  1  0,0004     6,4 

4  1  11,5 

36 

160 

,     23 

5,8 

10     6,4 

29 

360 

120 

2,5x15  3,1x15,6 

37,5 

3,2  ,     0,02     ;  14,4 

6  1  11,5 

37 

140 

20 

1 
6,75 

8,8    14,4 

30 

400 

125 

3,6x18,5       — 

66,5  :  2,52  '  0,0045  1  7,5 

6      15 

44 

131 

30 

6,7 

8,6    6,15 

31 

400 

1     110 

2,4x15         —       ;    36  ;  2,4  i  0,0115  ;  9,8 

6,    13 

44 

150 

25 

6,55 

8,65  10,5 

32 

900 

'     100 

2,5x14 

3,5x15 

i    35 

1  3,7 

0,0088 

115,9 

6 

[13,6 

i  36 

200 

37 

6 

10,5  10,5 
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Bürsten 


cd 


-   -  '  o 


oo 
u 


6.  i  ä 


6i 


1- 


£. 


I  a 

I     4) 


II  ilf  II 


MS 


<P* 


2  S 


*- 


Kohle  i  4 

Kohle !  4 

Kohle  2 

Kohle  4 


1,2 
0,6 
0.9 
1,0 


2,5  i2,57 
2,2  14,55 


2,5 
3,0 


6,8 
6,3 


Kohle  , 

Kohle 

Kohle 


6    I  5  ;  1,2  ■  3,0  I  8,5 

4,0  ;4,45 

4     3,9 


6 
16 


Kohle  I  4 

Kohle  I  4 

Kohle'  4 

Kohle  4 

Kohle  4 

Kohle  6 

Kohle  6 

Kohle  i  6 

Kohle  \  6 

i 

Kohle  I  8 
Kohle  2x8 

Kohle  j  8 

Kohle  I  8 

I 

Kohle!  12 
Kohle  i  2xt2 

Kohle!  10 

Kohle  12 


1,5 
2 

1,0 


1.3 


1,5 
0,9 
1,2 
1.2 


6.4 


1,8  5,38 
2,2  5,05 


|2,5 
i2.2 


7    1,8 
12!  1,5 


I 


1,8 
12,0 


2,4 
1,8 
4,5 
3,0 

3,75 
3,0 
3,0 
4,0 


19  1,8  1  3,0 
7  .  1,5  4,0 
5  il,37i  3,0 
4  I  3,0  I  3,0 


2 

1,6 

9 

2,0 

12 

1,6 

9 

2,0 

3,8 
8,6 


Kohle  j  10  |10.  1,0  I  3,0 

Kohle  1 2x161  9  I  2,5  |  2,4 
Kohle  i  16  'lOi  1,6  3.0 
Kohle I  16  I6|2,0l3,0 


I 


Kohle 
Kohle 
Kohle 
Kohle 


j4 

5 
10 


1,5 
2,0 
2,0 
1,6 


4,0 
3,0 
4,0 
3,0 


6,6 
7,05 
4,55 
5,7 

4,5 
5,2 
5.9 
3,45 

5,7 
5,35 
7,8 
2,3 

7,15 
5.1 
6,25 
5,5 

5 

6,2 
4,25 
5,35 


0,3  1 14,8 
0,35  20 
0,35  20 
0,4  123,5 

0,35  31 
0,5  i36,l 
0,6  I  49 

0,3  15,7 

0,4  16,5 
0,35  18,2 
0,2  21,2 
0,5  i33,8 

0,6  '29,3 
0,7534,6 
0,6  139,2 

1,0  37,7 


10,5 
16 
16 
18 

24 
26 
32 

12 

12,5 
14 
16 
23 

22 

26 
30 


0,75  31 
0,76527,5: 


29,5'  0,78  I  35  !  — 


0,35  34,6'  26  i  0,75 
0,7  37,3  26,5  .0,71 
0,5  :41,2  28,5j  0,69  31,5!  — 
0,85  43,2[  34  I  0,79  |  33  33 

0,8  39,3i  26  •  0,66  38  !  38 
0,6  41,8;  29  0,695'  30  !  30 


0,7 
0,8 


1,2 
0,4 


47  :33,5  0,715  33,8.  — 
45,7  28  i0,615;  40  !  40 


39  I  39 
32  ;  — 


47  32  !  0,68 

34,3  27  i  0,79 

0;6  38,2  27  0,705;  31  •  — 

0,6  i44,l  31  ;  0,70  i  25 


15  I  540  120,7  575 
27  I  770  20,5.  900 
31  ;  755  24,5!  390 
19  !  720  19  i  480 

I 
21  .  740 
24,5i  470 
26 
25 


28,5|  420 
20  i  272 
530  I  28  i  660 
490  I  24  '  550 


0,8;46,5  36 
0,65  57,5  39 
0,85.62,8!  47 

1,1  ;67,2!  48 


0,775-  31 
0,68  34,6 
0,75  I  45 
0,715137,8' 


152  0,24. 10^  1,2 
441,5  0,73  10«  1,2 

229  1,3- 10^,19 
210,5!  2  10*1 1,2 
I      I 

213  ! 5,45. 10*1,19 

581  I  6,7-10*1,18 
212,5  14,1.10*1,17 

53  ; 0,99. 10*1 1,2 


114,5  1,03.10*1,19 
160  0,74.10*1,19 
240  '  1,1  10*  1,2 

229,5  3,57-10*1,16 


124,5 
225 
237 
251 

514.5 
114 
265 

225,5 


3,15-10*1 
6,44.10* 

6,9- 

5,7. 


10*1 


10<^1 


,18 
1,2 
,18 
,19 


5,43.10*1,15  6,23.10* 
5,7  10*1,15  6,55.10* 

8,82.10*;l,15  10,15- 10« 
8,8.10*1,18>10,4.10« 


0,29. 10* 

0,87.10* 

1,55- 10* 

2,4-10* 

6,5.10* 

7,9-10* 

1,65-10* 

1,19. 10* 


1,23  10* 
0,88-10* 
1,32- 10* 
4,15.10« 

3,7. 10* 

7,7-10* 

8,15.10* 

6,8  10* 


163,5  7,22. 10*  1,18  8,55  10* 


134 
271 
517 

568,5 

65 
119,5 

228 


31  750  32,2  900 
30  710  20,5  340 
42  11390  40  11750 
40  1250,44,51  675 


7,06. 10*1,16  8,2.10* 

8,7.10*1,15,  10- 10* 

9,85.10*1,181 11,6- 10« 


10*1 


11. 
5,72.10* 
7,46.10* 

6,6 


10«ll 


15,12,7-10* 
i;i8  6,65.10* 


1,15 
,15 


8,6-10* 
7,6-10* 


9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

28 


516  9,95-10*1,1811,7-10" 

249  I  9,7.10*1,15  11,1-10* 

491,5,18,6.100,1,15121,4.10* 

517,5  14,8-100,1.151  17.10* 


3U 
31 
32 
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1           .                       \  ^ 
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1 

n 
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B. 

Bj 

1 
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Qa      ^ü 

1 

PS 
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2550 

3630   8850    7260  12800  10400    4500 

1            ! 

Eisenblech  Eisenblech  Gußeisen 

2 

12 

2600 

2980   5300    8000  18900   8500    5450 

Eisenblech  Stahlguß 

Stahlguß 



— 

8 

4 

8 
30 

750 
1200 

5370  10000  14300  27400  13200 

5950    6400;  15600  22300  13500 

1 

9700 
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Eisenblech  Stahlguß 
Eisenblech  Suhlguß 

Stahlguß 
Stahlguß 

160 

19,6  1.::) 

5 
6 

125 

(100)/240 
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500 

1 
7150    9900il6000'l9800^15700 

8230  10900  19000'23000,14400 

1 

14100 
15200 
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Stahlguß 
Stahlguß 

— 
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7 

280 

(0)-30 
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1 
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— 
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8 

KW 
5 
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1 
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— 
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12 

6,4 

6 

10,5 

50 
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6000  11000 
4340'  7850 
6300,10800 
730010100 

18100  20400 
11300  25800 
12800;  18600 
15000,20000 

14800 

9900 

14600 

12600 

5850 

8000 

15700 

11800 

Eisenblech  Eisenblech 
Eisenblech  Stahlguß 
Eisenblech  Eisenblech 
Eisenblech  Schmiedeisen 

1 

Gußeisen 
Stahlguß 
Stahlguß 
Stahlguß 

— 

—     — 

13 
14 
15 
16 

72 
150 
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550 
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450 
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7260  11100 
8550  13900 
8340    9500 
5600  11400 

;        1        1 

14600,19000  13900  12300 
19100  23500  14500;  5500 
18200  2200016600  13600 
■15400  19500  15600  14800 

1           1 

I 
Eisenblech  Stahlguß 
Eisenblech  Eisenblech 
Eisenblech  .Eisenblech 
Stahlguß     Istahlguß 

Stahlguß 
Gußeisen 
Stahlguß 
Stahlguß 

— 

—     - 

17 

18 
19 
20 

107,5 
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350 
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500 
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1         i                   II 
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1 

—     - 
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24 
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1                                1           1 
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— 
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27 

28 
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1 
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—    — 

29 
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31 
82 
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900 
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— 
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rebens 
wiok 

»chluß- 
lung 

J 

c 

Charakteristische  Größen 

11 

IL 

r 

Kurzschluß- 
Spannung 

C 

|| 

M  S 

1 

Bemerkungen 

o 
3 

n« 

OQ 

■S 

Qn 

J^ltel 

^ 

^Xs  [^Lz 

^. 

s. 

AejAe^^  e. 

1 
12000  Serie,  o,6/o,85 

0,28 

230. 10* 

96,5 

0,122 

2,23 

3,81  5,61 

4,8 

1 

6      — 

4,7  0,2 

1 

20000  ^®™ 

0,5/0,7 
0,4/0,6 

0,163 

232. 10*' 105 

0,33 

1,32 

2,55  3,69 

7 

4      — 

12,10,63 

2 

9600,  Serie 

ioh;3 

0,78 

101. 10*  131 

0,119 

2,4 

2,77  3,91 

7 

4  !- 

4,210,48 

3 

8760 

Serie 

1,3/1,6 

1,32 

80,5. 10* 

155|  0,109 

1 

1,85 

2,91 

3,98 

7 

4     1  — 

1 

3,8  0,18 

4 

9000 

Serie 

1,8/2,2 

2,55 

47,5.10* 

226i  0,19 

1,0 

2,83 

3,59 

7 

3 



5,1  0,28 

5 

10170 

Serie 

1,8/2,1,  2,55 

89. 10* 

255 

0,288 

1,43 

4,38 

5,28 

5       6 

— 

11,9 

0,77 

240  PS  bei  plötz- 

6 

lichen  Stößen 

5136 

Serie 

6,0/6,5  28,2 

41,5.10*  240 

0,092 

2,45 

2,933,78 

3 

8 

7 

— 

0»15 

Errt?:;iing:  110  Volt 

7 

3760 

Serie 

1,4  0 

1,54 

109-10* 

110 

0,031 

3,8 

3,164,14 

4,5 

3 

0,6 

Oi.i^ 

8 

5440 

Serie 

1,35  0 

1,44 

123  10* 

114  0,0445 

3,3 

3,1  !4,04 

4,5 

6 



1,6  0,iJ5 

9 

5240 

Serie 

1,1/1,4 

0,95 

112- 10*  163  0,159 

1,83 

2,984,15 

5,5 

4 

— 

4,9  O.'Js 

10 

9000 

Serie 

0,8/1,1 

0,53 

91- 10*  146  0,108 

1,18 

3,37 

4,72 

4,5 

6 

— 

4,2  0,1-- 

11 

8800'Serie 

1 

1,6  0 

2,02 

59- 10*  226 

0,157 

1,36 

3,88 

5,08 

3 

4 

— 

3;3 

o;:h 

12 

4560  Serie!  2,8  0 

6,16 

47- 10*  245 

0,155 

1,54 

3,63  4,55 

5,7 

1 
4     i  — 

4.8 

0:11 

13 

4800  Serie  8,1  0 

7,5 

42  10* 

231 

0,232 

2,4 

3,04  3,95 

4,5 

2    1  -  :  3;2 

OJ^'2 

14 

6960  Serie  2,6/3,1 

5,3 

40-10* 

248 

0,24 

1,42 

3;67,4,71 

5,7 

3      -5,6 

QU 

15 

7200 

Serie 

2,8/3,3 

6,15 

45. 10*  327 

0,213 

1,14 

2,30 

3,32 

7 

9     ;-15,6 

0.j;i 

16 

Serie 

1,8/2,0    2,55 

40. 10*  250 

0,128 

1,3 

2,41 

3,22 

4,5  12     '  - 

9,3 

OJI 

17 

2336,Serie 

4,8/5,3 

18,1 

37. 10* 

300 

0,30 

1,56 

3,39 

4,56 

5,6;    2 



46 

OHl 

Jlit  2  Kommutat. 

18 

8000 

Serie 

2,9/3,3 

6,6 

48-10* 

185  0,31 

2,25 

2,62;3,77 

3 

2 

-     3,2 

0,t^l 

19 

2360 

Serie 

5,0/5,5  19,7 

54,5. 10*  185 

0,21 

1,92 

3,04 

4,07 

4,6 

3 

~-  !  4,1  0.:^7 

1 

Rrro^rung:  110  Volt 

20 

4200 

Serie 

5,5/6,0  23,8 

52,5. 10*  253 

0,52 

2 

3,20  4,14 

5,5 

1,5 

—     6,2 

>.:<. 

21 

2940 

Serie  5,5/6,0 123,8 

42,5  10*1  257 

0,25 

1,-33 

3,59  4,71 

4,5     3       -     6,0 

OMi] 

Mit  2  Kommutat. 

22 

7000 

Serie    4,4  015,2 

42,5. 10*1  265 

0,332 

1,38 

3,23  4,45 

5,61    3      - 

8 

o,ui 

23 

9000 

Serie  3/8,40    7,1 

1 

60  10*,  190 

0,34 

3,5 

2,69  4,01 

4,2 

5      - 

: 

9,1 

0,27 

24 

12700 

Serie  3,6/4,0  [10,1 

40,5-10*  256 

0,435 

2,67 

3,87 

4,88 

4,3    2 

-     6,2 

1;J4 

25 

2288 

Serie  6/6,6  G  36 

43,5  10*1  273  0,196 

0,79 

3,89,4,56 

7    1    3 

5 

oj;5 

Mit  2  Kommutat. 

26 

4080 

Serie!6,5/7,0  33,2 

42,5. 10*  235  0,144 

1,95 

3,114,21 

3    i    2 

__ 

1,5 

0,32 

27 

6800 

Serie;4,4/4,8 

1 

15,2 

43  10*  244 

0,167 

1,5 

3,48  5,0 

4,3 

4 

4,2|0i24 

28 

15360 

Serie 

3,0/8,5 

7,05 

33,8. 10*1280 

0,20 

1,38 

3,27  4,37 

3,3 

6 

6,5  0,32 

29 

5200 

Serie 

4,6 

16,6 

35. 10*' 360' 0,288 

0,78 

-S,18  4,64 

4;3 

3 

— :  5,4 :o;45 

30 

10500 

Serie  3,7/4,0  10,7 

47,5.10'  197  0,195 

2,25 

3,58  4,88 

4,5     3 

—     3,9  0,31 

31 

13832 

Serie 

4,8/5,3 

18,1 

37,7-10* 

288 

0,34 

1,3 

3,15 

4,76 

5,6 

3 

— 

7,8 

0,61 
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80.    Anlauf    eines  Motors.  —   81.  Anlaufzeit.    Anlaufstromstärke  und  Anlauf- 

Verlust.  —  82.   Stufung  der  Anlaßwiderstände.   —   83.  Gang  der  Berechnung 

eines  AnlaBwiderstandes.  —  84.  Berechnung  der  Bremswiderstände. 

80.  Anlauf  eines  Motors. 

Wird  ein  Leiter  von  der  Länge  l^  von  einem  Strom  i^  Amp. 
durchflössen  und  befindet  er  sich  in  einem  Felde,  dessen  Stärke  5, 
auf  der  ganzen  Länge  des  Leiters  konstant  ist,  so  wirkt  auf  den 
Leiter,  wenn  das  Feld  senkrecht  auf  der  Leiter-  und  der  Bewegungs- 
richtung steht,  eine  Kraft 

10-® 

Bei  einem  Motor  haben  wir  N  von  einem  Strom  von  t^  Amp. 
durchflossene  Leiter,  jedoch  ist  die  Umfangskraft  hier  nicht  JV-mal 
so  groß,  weil  nicht  alle  Leiter  in  demselben  Feld  B^  liegen.  Wir 
können  uns  vorstellen,  daß  die  Luftinduktion  über  dem  Teil  a^^D 
des  Ankerumfanges  konstant  und  gleich  B^  ist,  während  sie  über 
dem  Teil  (1  —  a^  nD  gleich  Null  ist.  Wir  erhalten  dann  die  Um- 
fangskraft ^^_3 

ür=z,Z,5,^«,-  — kg 

und  das  auf  den  Anker  ausgeübte  Drehmoment 
D  D  10-8 

Setzen  wir  in  dieser  Gleichung 

ia  =  ~-,     nD=2pr     und     a<Ti<B,=  «P, 

u  OL 

so    erhalten   wir   das  auf  den  Anker  ausgeübte  Drehmoment 
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Wir  wollen  zunächst  den  Anlauf  eines  leerangehenden 
Nebenschlußmotors  betrachten,  da  sich  hier  die  maßgebenden 
Faktoren  am  einfachsten  übersehen  lassen. 

Zum  Übergang  vom  Euhezustand  in  Bewegung  braucht  der 
Motor  ein  bestimmtes  Anzugsmoment  i?a  ,  um  das  ßeibungsmoment  ^jj 
zu  überwinden.     Geschieht  dies  bei  einem  Strom  J^i,    so  muß  sein 

oder 

^  ^  2:^. 9,81. 10»  Ä  o      .  /       X 

Ja> ^^^— -^i^Amp (151) 

Da  für  das  Reibungsmoment  die  Reibung  der  Ruhe  in  Betracht 
kommt,  kann  die  notwendige  Antriebsstromstärke  ziemlich  groß 
Tt  erden. 

Sobald  sich  der  Anker  in  Bewegung  gesetzt  hat,  muß  ein 
bestimmter  Anlauf effekt  geleistet  werden.  Dieser  setzt  sich  zu- 
sammen aus  der  Leistung,  welche  der  Motor  zur  Erhal- 
tung der  jeweiligen  Geschwindigkeit  notwendig  hat,  und 
einer  zusätzlichen  Leistung,  welche  zur  Beschleunigung 
dient  und  in  lebendige  Kraft  der  bewegten  Massen  über- 
geführt wird. 

Der  erste  Teil  ist  bei  dem  betrachteten  Fall  eines  leer  anlaufen- 
den Nebenschlußmotors  der  Leerlauf  effekt,  den  dieser  für  die  be- 
treffende Tourenzahl  verbraucht. 

Der  Leerlaufeffekt  setzt  sich  zusammen  aus  der  Stromwärme 
in  der  Ankerwicklung,  den  Reibungs-,  Hysteresis-  und  Wirbel- 
stromverlusten. 

Der  Stromwärmeverlust  iHi  Erregerkreis  kommt  hier  nicht  in 
Betracht,    da   letzterer   vor  dem  Anlaßwiderstand  abgezweigt  wird. 

Der  Stromwärmeverlust  in  der  Ankerwicklung  ist  gleich  J^Rg, 
wenn  B    die  Summe  von  Anker-  und  Übergangswiderstand  darstellt. 

Die  übrigen  Verluste  ändern  sich  mit  der  Geschwindigkeit: 

Hysteresisverlust =qt' 

Reibungsverlust =c^v^'^ 

Wirbelstromverlust =c^v^. 

Die  Summe  dieser  drei  Effekte  werde  mit  Wl  bezeichnet. 

WL  =  Cj^V-{-C^V^'^-\-C^V^W8iU   '.     .     .     .      (152) 

Der  zur  Beschleunigung  der  bewegten  Massen  dienende  Effekt  Wß 
beträgt 
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M  ist  die  auf  den  Ankenimfang  reduzierte  Masse  der  rotieren- 
den Teile. 

Der  gesamte  dem  Anker  zugeführte  Effekt  ist  somit 

oder 

wo  P^  die  Spannung  zwischen  den  Bürsten  ist. 

Nun  ist  bei  konstanter  Erregung,  wenn  man  von  der  Anker- 
rückwirkung  absieht,  die  induzierte  EMK  der  Geschwindigkeit  pro- 
portional 

E^  =  cv 
und  es  ergibt  sich  daher 

J-=c,'+c,'Vv  +  c,'v-i-c:^^  .    .    .    .    (153) 

Wir  können  uns  nun  den  Strom  J  in  zwei  Teile  zerlegt  denken, 
von  welchen  der  eine  Jl  von  der  Leerlaufarbeit  und  der  andere  Jb 
von  der  Beschleunigungsarbeit  herrührt. 

Jl  =  (\+c^'Vv-^c^'v (154) 

'-''■'i  • ('»') 

Die  Leerlaufkomponente  Jl  ist  für  jede  Geschwindigkeit  v  gleich 
dem  Leerlaufstrom,  welche  der  betreffende  Motor  jeweils  aufnehmen 
würde,  wenn  er  mit  der  Geschwindigkeit  v  konstant  weiterliefe, 
und  da  sich  nach  Gl.  154  die  Abhängigkeit  des  Leerlaufstromes 
von  der  Umdrehungsgeschwindigkeit  bei  Nebenschlußmotoren  mit 
großer  Annäherung  als  Gerade  darstellen  läßt,  kann  man  statt 

Jl  =  c^'  +  c.:Vv  +  c^'v 
auch  schreiben 

Jl  =  C^-{-C^v (156) 

Der  übrige  Teil  der  Anlaufstromstärke  wird  zur  Beschleunigung 

dv 
verwandt,    und    zwar    ist  die  Beschleunigung  —  ihm  proportional. 

Denkt  man  sich  den  Anlaßwiderstand  eine  Zeitlang  konstant 
gehalten,    den  Kontakthebel  also  auf  einem  Kontakte  belassen,    so 
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wird  die  Geschwindigkeit  so  lange  steigen,  als  eine  Beschleunigungs- 
komponente Jb  der  Stromstärke  verfügbar  oder  J>  Jl  ist. 
Nun  gilt  allgemein 

worin  R  der  gesamte  Widerstand  ist. 

^B  =  J-- Ji  =  ^-^  -  (C,  +  C,  v) 

J-3=-|_C,-t;(|-  +  C,) (157) 

Man  sieht  hieraus,  daß  die  Beschleunigungskomponente  Jb  mit 
dem  Ansteigen  der  Geschwindigkeit  allmählich  verschwindet;  die 
Geschwindigkeit  nähert  sich  also  für  jede  Stufe  des  Vorschalt- 
widerstandes  einem  bestimmten  Endwerte,  der  dann  erreicht  wird, 
wenn  die  Stromstärke  gleich  der  entsprechenden  Leerlaufstromstärke 
geworden  ist. 

Der  Anlauf  eines  belasteten  Nebenschlußmotors  unter- 
scheidet sich  prinzipiell  nicht  von  den  betrachteten  Vorgängen. 
Die  Beschleunigungsarbeit  und  somit  die  Konstante  c/  vergrößert 
sich  nur  entsprechend  und  zu  den  betrachteten  Teilen  des  Energie- 
verbrauchs tritt  ein  neues  Glied  hinzu,  das  der  geleisteten  Nutz- 
arbeit entspricht. 

Im  allgemeinen  wird  die  Überwindung  einer  konstanten  hem- 
menden Kraft  gefordert  werden,  der  ein  konstantes  Drehmoment, 
bezw.  eine  konstante  Ankerstromstärke  entspricht,  so  daß  jeweils 
ein  bestimmter  Teil  Jp  der  Anlaufstrorastärke  für  die  Belastung 
erforderlich  ist.  Die  Anlaufstromstärke  teilt  sich  demnach  hier  in 
drei  Teile: 

I.  Leerlaufstromstärke  (J^), 
IL  Belastungsstromstärke  (Jp), 
III.  Beschleunigungsstromstärke  (J^). 
Belastungsstrom  und  Leerlaufstrom  ergeben  zusammen  den  Be- 
triebsstrom, welchen  der  Motor  für  die  verschiedenen  Geschwindig- 
keiten   braucht,    und    dieser  ist  in  den  obenstehenden  Ableitungen 
an  Stelle  des  Leerlauf  Stromes  einzusetzen.     Es  ergibt  sich  für  jede 
Stufe    des    Anlaßwiderstandes   wieder   ein  Minimalwert   der  Strom- 
stärke   und    ein   Maximalwert    der  Geschwindigkeit.     Der  Minimal- 
wert wird  gleich  der  gewöhnlichen  Betriebsstromstärke  des  Motors, 
welche    für   alle  Geschwindigkeiten  annähernd  konstant  sein  wird, 
wenn  Jl  klein    ist   gegen    Jp\    die  Anlauf  Stromstärke    muß   daher 
stets  größer  als  diese  gewählt  werden. 


Digitized  by 


Google 


412 


Achtzehntes  Kapitel. 


Ankerslromatärke.- 


Fig.  385. 


Bei  Betrachtung  des 
Anlaufes  von  Haupt- 
schlußmotoren können 
wir  uns  auf  das  Anlassen 
unter  Belastung  beschrän- 
ken. Gegenüber  den  bis- 
herigen Betrachtungen 
stellt  sich  jedoch  die 
Schwierigkeit  ein,  daß  das 
induzierende  Feld  nicht 
mehr  konstant,  sondern 
von  der  Stromstärke  ab- 
hängig ist.  In  Fig.  385 
sind  für  einen  bestimmten 
Vorschaltwiderstand  An- 
zugskraft und  Geschwin- 
digkeit eines  Hauptschluß- 
motors als  Funktion  der  Stromstärke  aufgetragen. 

Einen  Teil  der  Anzugskraft  (JS!»  beansprucht  die  Belastung, 
der  Rest  ist  als  beschleunigende  Kraft  verfügbar  (Kb)*  Mit  steigen- 
der Geschwindigkeit  fällt  die  Stromstärke  bis  zu  dem  Werte,  ftlr 
welchen  die  beschleunigende  Kraft  gleich  Null  wird.  Man  kann 
also  auch  hier  die  Stromstärke  in  eine  Belastungskomponente  Jp 
und  in  eine  Beschleunigungskomponente  Jb  zerlegen. 

Die  Beschleunigung  ist  jedoch  hier  nicht  mehr  der  beschleunigen- 
den Stromstärke  proportional. 

Zwischen  Hauptschluß-  und  Nebenschlußmotoren  stehen  in 
ihrer  Wirkungsweise  die  Motoren  mit  Doppelschlußwicklung.  Die 
Entwicklungen  für  Hauptschlußmotoren  lassen  sich  sinngemäß  auch 
für  sie  anwenden. 

81.  Anlaufzeit,  Anlaufstromstarke  und  Anlaufverlust 

Aus  den  bisherigen  Betrachtungen  geht  hervor,  daß  der  Anlaufs- 
vorgang wesentlich  durch  die  Anlaufstromstärke  bestimmt  ist.  Es 
wird  daher  notwendig  sein,  die  Bedingungen,  welche  bei  der  Wahl 
derselben  in  Frage  kommen,  näher  zu  betrachten.  Wir  werden 
später  sehen,  daß  es  für  ruhigen  stoßfreien  Anlauf  am  zweck- 
mäßigsten ist,  die  Anlaufstromstärke  möglichst  konstant  zu  halten. 

Wir  werden  daher  im  folgenden  mit  einer  konstanten  mittleren 
Anlaufstromstärke  rechnen. 

Durch  diese  mittlere  Anlaufstromstärke  wird  die  Beschleunigung 
und  damit  auch  die  gesamte  Anlaufzeit  bestimmt,  welche  der  Motor 
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braucht,  um  seine  volle  Geschwindigkeit  zu  erreichen.  Der  Zu- 
sammenhang zwischen  Anlauf  Stromstärke  und  Anlaufzeit  ergibt  sich, 
wie  folgt.  Einer  konstanten  mittleren  Anlaufstromstärke  entspricht, 
wenn  man  die  Betriebsstromstärke  für  alle  Geschwindigkeiten  kon- 
stant annimmt,  eine  konstante  Beschleunigungskomponente  bezw. 
ein  konstantes  beschleunigendes  Drehmoment  ^b* 
Sei  T    die  gesamte  Anlaufzeit  in  sec, 

(o^  die  Winkelgeschwindigkeit,   auf  welche   der   Motor   zu 

bringen  ist,  in  sec""^, 
i>    das  gesamte  Drehmoment  in  kgm, 
^P  das  für  die  Belastung  nötige  Drehmoment  in  kgm, 
J^  das  Massenträgheitsmoment   in    bezug  auf  die  «Achse  in 
kgm/sec*, 
dann  ergibt  sich 


^Bdt^h, 


dt 

day 


0  0 

^s  T=  J,(o^  =  (*  —  &p)  T. 

Setzt  man  das  beschleunigende  Drehmoment  gleich  einem  Teil  a 
des  normalen  Drehmomentes 

^B  =  a^P (158) 


und  weiter 


n 


'f 


Jin  . 

Q)  z=s-  —  sec~  , 
"       30 

so  wird  die  Anlaufzeit^) 

^-    ^B    -  270000 «PS^»,**®*    •    •    •    ^^^^^ 
Es   ist  PS  AM  die  dem   Anlauf  drehmoment   entsprechende,    auf 
normale  Tourenzahl  des  Motors  bezogene  Leistung  in  PS  und 

a  =  -t--l      (160) 

*)  In    der   Preisliste    „Anlasser-    und   Eegulierapparate   für  Gleichstrom- 
motoren* der  Siemens-Sohuckeärtwerke  kommt  eine  ähnliche  Formel  vor. 
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Man  kann  aus  Gl.  159  auch  umgekehrt  für  eine  gegebene  An- 
laufzeit T  das  notwendige  Drehmoment  ^  mit  Hilfe  des  Faktors  a  be- 
rechnen und  hiermit  die  zugehörige  Anlaufstromstärke  finden ;  diese 
wird  natürlich  um  so  größer,  je  kürzer  die  Anlaufzeit  ist. 

Die  Energieverluste  (Ä^)  durch  Stromwärme  in  der 
Ankerwicklung  und  in  den  Anlaßwiderständen  während  der 
Anlaufperiode,  welche  bei  Motoren,  die  oft  angelassen  und  abgestellt 
werden,  den  gesamten  Energieverbrauch  der  Anlage  wesentlich  mit- 
bestimmen, hängen  hauptsächlich  von  der  Anlaufzeit  und  somit  auch 
von  der  Anlaufstromstärke  ab.  Der  gesamte  Energieverbrauch 
während  der  Anlaßperiode  beträgt  PJT  Wattsekunden.  Ist  die 
mittlere  Anlauf  Stromstärke,  also  auch  die  mittlere  Beschleunigung 
konstanf,  so  ist  v  und  somit  E^  proportional  f,  wenn  /  die  Zeit 
vom  Anfang  des  Anlassens  an  bedeutet.    Man  kann  somit  schreiben 

a  rp 

Unter  Vernachlässigung  der  Reibungs-  und  Eisenverluste  ist 
die  mechanisch  abgegebene  Leistung  jeweils  E^J,  der  Rest  der  zu- 
geführten Energie  wird  in  Wärme  verwandelt. 


T  T 


61) 


Etwa  die  Hälfte  der  während  der  Anlaufzeit  zugeführten  Energie 
geht  also  in  den  Widerständen  als  Stromwärme  verloren. 

Den  Einfluß  der  Größe  der  An  lauf  Stromstärke  auf  diese  Ver- 
luste läßt  folgende  Berechnung  erkennen: 

Für  einen  unter  Last  anlaufenden  Nebenschlußmotor  findet 
man  bei  Einführung  von  Gl.  155,  S.  410 

c  ' 

Jb 
und  E^  =  cv  in  Gl.  161 

Vn 


0 


und  da  /-=  -^«-^^^  =  1  +  >-,  folgt 

^,  =  Konst.  f  1  +  ^j  Wattsec    .    .    .    (162) 
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Da  Jp  für  eine  gegebene  Belastung  einen  bestimmten  Wert  hat, 
werden  die  Verluste  also  um  so  kleiner,  je  größer  man  die 
mittlere  Anlaufstromstärke  wählt. 

Je  kleiner  diese  Energiemenge,  welche,  abgesehen  von  der 
Stromwärme  im  Anker,  vom  Anlasser  aufgenommen  wird,  ist,  desto 
kleiner  kann  man  den  ganzen  Apparat  bauen. 

Kurze  Anlaufzeit,  geringer  Energieverlust  und  kleine  Ab- 
messungen des  Anlaßwiderstandes  weisen  also  darauf  hin,  daß 
man  die  Anlaufstromstärke  so  groß  als  möglich  wählen 
soll.  Der  Maximalwert,  bis  zu  welchem  man  hier  gehen  kann, 
wird  durch  eine  Reihe  anderer  Faktoren  bedingt.  Hier  ist  zu 
unterscheiden  zwischen  den  Fällen,  bei  welchen  der  Anlauf  den 
ganzen  Betrieb  wesentlich  bestimmt  und  die  Größe  der  Motoren 
speziell  mit  Rücksicht  darauf  festgesetzt  wird  (Krane,  Aufzüge, 
Straßenbahnen),  und  der  Aufgabe,  einen  Anlasser  für  einen  ge- 
gebenen Motor  zu  entwerfen.  Im  ersten  Falle  sind  der  Strom- 
stärke Grenzen  gesetzt  durch  die  Beanspruchung  der  Zuleitungen 
und  Generatoren  und  die  Spannungsschwankungen  im  Netz,  durch 
den  höheren  Preis  größerer  Motoren  und  endlich  durch  die  Über- 
tragungsorgane, wie  Riemen,  Seile  usw.,  welche  bei  zu  hoher  An- 
laufstromstärke, bezw.  Anzugskraft  gleiten.  Bei  Straßenbahnmotoren 
setzt  hier  das  Schleudern  der  Räder  eine  Grenze.  Auch  darf  bei 
diesen  die  Beschleunigung  schon  deswegen  nicht  zu  groß  werden, 
damit  das  Anfahren  für  die  Fahrgäste  nicht  störend  wird. 

Bei  Anlaßwiderständen  für  Motoren,  deren  Größe  durch  den 
Dauerbetrieb  bestimmt  ist,  wird  es  sich  meistens  um  Fälle  handeln, 
bei  welchen  die  Anlasser  nur  in  größeren  Zeitintervallen  in  Tätig- 
keit zu  treten  haben.  Läuft  der  Motor  leer  an,  so  wird  man  die 
Anlaufstromstärke  kleiner  oder  gleich  der  Betriebsstromstärke  wählen. 
Für  Anlauf  unter  Last  muß,  wie  oben  angeführt  wurde,  die  An- 
laufstromstärke größer  sein,  als  die  gewöhnliche  Betriebsstromstärke. 
Es  kommt  demnach  hier  die  Überlastungsfähigkeit  des  Motors  für 
kurze  Beanspruchungen  in  Betracht.  Diese  ist  meist  durch  die 
Funkengrenze  gegeben,  da  die  mit  Rücksicht  auf  Erwärmung  zu- 
lässigen Stromstärken  für  kurze  Belastungsdauer  sehr  hoch  sind. 
In  dieser  Hinsicht  sind  somit  Motoren  mit  künstlicher  Kommutation 
bedeutend  günstiger  und  kann  man  bei  diesen  sehr  hohe  Anlauf - 
Stromstärken  zulassen.  Auch  verhalten  sich  Hauptstrommotoren 
günstiger  als  Nebenschlußmotoren,  da  bei  ihnen  das  kommu- 
tierende  Feld  bei  steigender  Belastung  durch  das  gleichzeitige  An- 
wachsen des  Erregerstroms  gestärkt  wird.  Am  besten  wird  man 
die  Überlastungsfähigkeit  der  einzelnen  Motortypen  durch  Versuche 
feststellen. 
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82.  Stufang  der  Anlaßwiderstande. 

Vorerst  soll  nur  von  Metallwiderständen  die  Rede  sein,  die 
Flüssigkeitswiderstände  werden  später  behandelt.  Die  Konstruktion 
der  Drahtwiderstände  bedingt  es,  daß  sich  der  Widerstand  bei 
Drehung  des  Kontakthebels  nicht  allmählich  ändert,  sondern  daß 
er  sprungweise  einen  andern  Wert  annimmt,  wenn  der  Kontakt- 
hebel von  einem  Kontakt  zum  folgenden  übergeht.  Die  Anlauf- 
stromstärke wird  nun,  abgesehen  von  der  Wirkung  der  Selbst- 
induktion, in  jedem  Augenblick  bestimmt  durch  den  Gesamtwider- 
stand B  zwischen  den  Zuführungsklemmen  und  die  gegenelektro- 
motorische Kraft  des  Ankers  E^ 

Eine  plötzliche  Änderung  des  Widerstands  wird  die  Strom- 
stärke daher  stark  beeinflussen;  und  zwar  sind  die  Vorgänge  hier 
bei  Nebenschlußmotoren  andere  als  bei  Seriemotoren. 

Bei  Nebenschlußmotoren  hängt  die  induzierte  EMK,  da  die 
Erregung  konstant  bleibt,  allein  von  der  Umdrehungszahl  ab;  sie 
kann  sich  daher  nur  allmählich  ändern.  Eine  plötzliche  Änderung 
von  B  wird  eine  gleiche  Änderung  von  J  zur  Folge  haben,  wobei 
allerdings  die  Selbstinduktion  des  Ankers  das  augenblickliche  An- 
wachsen des  Stromes  etwas  verzögert.  Dieser  Zuwachs  erhöht,  da 
die  Belastungs-  und  Leerlauf  Stromstärke  für  annähernd  konstante  Ge- 
schwindigkeit denselben  Wert  beibehalten,  allein  die  Beschleunigungs- 
stromstärke, und  es  wird  daher  eine  plötzliche  Änderung  der  Be- 
schleunigung eintreten,  welche  sich,  wenn  die  Stromschwankung 
zu  stark  war,  als  mechanischer  Stoß  äußert,  dessen  Intensität  dem 
Sprung  der  Stromstärke  entspricht. 

Bei  Hauptstrommotoren  ist  das  Magnetfeld  und  daher  auch 
die  induzierte  EMK  vom  Strome  abhängig;  wächst  der  Anker- 
strom, so  wächst  gleichzeitig  auch  E^  entsprechend  der  Magneti- 
sierungskurve. Ferner  tritt  hier  zu  der  Selbstinduktion  des  Ankers 
die  stärkere  Selbstinduktion  des  Feldes  hinzu,  und  beide  Um- 
stände wirken  darauf  hin,  die  Änderung  des  Stromes  bei  Ände- 
rung des  Vorschaltwiderstandes  abzuschwächen,  bezw.  zu  verlang- 
samen. Man  kann  daher  die  Anlaßwiderstände  unter  sonst  gleichen 
Umständen  für  Hauptstrommotoren  gröber  abstufen  als  für  Neben- 
schlußmotoren. Dabei  darf  man  jedoch  nicht  zu  weit  gehen,  denn 
es  ist  zu  berücksichtigen,  daß  bei  Hauptschlußmotoren  einer  be- 
stimmten Ändeining  der  Stromstärke  eine  größere  Änderung  der 
beschleunigenden    Kraft    entspricht    als    bei    Nebenschlußmotoren, 
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da    diese   hier  von    der  Stromstärke   in    doppelter  Hinsicht   beein- 
flußt wird. 

Mah   wird    demnach   bei    der  Stufung  der  Anlasser  darauf  zu 
sehen  haben,    daß  allzugroße  Schwankungen  der  Ankerstromstärke 
möglichst   vermieden   werden.      Dieser   Bedingung   kann   man   am 
besten  entsprechen,  wenn  man  die  Stufen  so  bemißt,  daß  die  Strom- 
stöße  beim  Übergang   von   einer  Stufe   zur   andern  alle  möglichst 
gleich  werden,  oder  mit  andern  Worten,  daß  die  Stromstärke  beim 
Anlassen  zwischen  einem  Maximal-  und  einem  Minimalwert  schwankt. 
Auf  Grund  dieser  Forderung  läßt  sich  nach  Prof.  H.  Görges^)  die 
Stufung    der    Anlaßwiderstände    für    Nebenschlußmotoren    wie 
folgt  berechnen. 
Bezeichne 
"^max  ^^^  angenommenen  Maximalwert  der  Anlauf  Stromstärke, 
^min  ^®^  Minimalwert, 
B^y  JS^,  JB,  usw.    den  Gesamtwiderstand    des  Stromkreises   bei  Ein- 
stellung   des   Kontakthebels    auf    den    ersten,    zweiten, 
dritten  usw.  Kontakt  des  Anlaßwiderstandes, 
''i»  *"«>  ^s  ^^^-  ^^®  einzelnen  Stufen  des  Anlaßwiderstandes, 
m  die  Stufenzahl, 
-B^  den  Anker-  und  Übergangswiderstand. 

Der  Gesamtwiderstand  Eq,    bei  dem  der  Ankerwiderstand  mit 
einbegriffen  ist,  berechnet  sich  zu 


So=- 


In  Fig.  386  ist  ÄC=J„^,  BC  =  J„,„  und  ÄD  =  P=^J^B^. 

Läuft  der  Motor  an,  so  steigt  die  gegenelektromotorische  Kraft 
und  die  Stromstärke  fällt.  Hat  diese  den  Wert  J^^^  erreicht,  so  ist 
die  induzierte  EMK 


Ki  =  P-J, 


min  ^0' 


In  Fig.  386  ist  J^i^B^  = 
EF  und  E^^  =  BE.  Es  stellt 
somit  die  Gerade  ÄE  die  Ab- 
hängigkeit des  Stromes  von 
der  induzierten  EMK  E^  dar. 
Da  bei  Nebenschlußmotoren 
*  konstant  ist,  so  ist  E^  di- 
rekt der  Tourenzahl  propor- 
tional und  es  stellt  somit  die 


Fig.  386. 


*)  ETZ  1894,  S.  644  und  Elektrische  Bahnen  1906,  S.  249. 
Arnold,  Gleichatroznmaschinc.   IT.   2.  Aufl.  27 
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Gerade  ÄE  auch   die   Abhängigkeit  des  Stromes  von  der  Touren- 
zahl dar. 

Soll  J^i^  nicht  unterschritten  werden,  so  ist,  wenn  diesfe  Strom- 
stärke erreicht  ist  (Punkt  E)y  die  erste  Stufe  des  Anlassers  ab« 
zuschalten,  und  zwar  soll  dabei  der  Strom  wieder  den  Wert  J^^ 
annehmen.  Da  die  induzierte  EMK  während  des  Umschaltens  kon- 
stant bleibt,  so  können  wir  schreiben 

Bezugnehmend  auf  Fig.  386  steigt  bei  der  Abschaltung  der 
ersten  Stufe  der  Strom  yon  HE  Axd  HO.  Es  ist  somit  GI>  =  J^^Bj. 
Der  Motor  beschleunigt  sich  jetzt  und  der  Strom  fällt  mit  zunehmen- 
der Geschwindigkeit  nach  der  Geraden  OJ,  Bei  J  ist  der  Strom 
wieder  J^^  und  es  muß  eine  neue  Stufe  abgeschaltet  werden  usf. 
Bei  einem  nach  diesen  Annahmen  berechneten  Anlasser  stellt  somit 
die  dick  ausgezogene  Zickzacklinie  die  Abhängigkeit  des  Stromes 
von  der  Tourenzahl  dar. 

Wir  fanden  für  die  erste  Stufe 

Dasselbe  gilt,  wie  ein  Blick  auf  die  Fig.  386  zeigt,  auch  für 
alle  folgende  Stufen,  somit: 

—  —  y —  —  a,      —  —  j —  —  a,      ~ j — —a  usw.     (Ibdj 

In  Fig.  386  ist Zd  =  J^.^'R^,  QD=J^^ B,,KD  =  J^^ E,  usf., 
so  daß  die  Strecken  ÄDy  OD,  KD  in  bestimmtem  Maßstabe  die 
Widerstände  Sq,  JB^,  B^  darstellen.  Die  Strecken  J. Cr,  GK  usf. 
stellen  in  demselben  Maßstab  die  Widerstände  r^^,  r,  usf.  der  ein- 
zelnen Stufen  dar. 

Aus  der  GL  163  geht  hervor: 


^O'^'^ 

J?,  =  aBo 

B^  =  aBi 

=  «*Äo 

Bg=^aRi 

=  «'-Bo 

B^^^aBs- 

■l^K'Bo 

(164) 
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P 


r,=i?o  — JR,  =  (1  — a)i?o  =  (l  — a)r 


max 


(165) 


r^  =  Bi  —  B^  =  {a  —a^)RQ=arj^ 

r,==i^-i  — E^  =  (a*-i  — a»)i2o  =  a'-*r, 

Die  Stufung  hat  demnach  nach  einer  geometrischen  Reihe  zu 
erfolgen.  Für  die  letzte  Stufe  des  Anlassers  B^^i  —  Rg  gilt,  da 
nach  deren  Abschalten  nur  noch  der  Ankerwiderstand  im  Strom- 
kreis liegt, 

woraus  folgt 

Da  nun 

so  ergibt  sich 


B,  =  a'»iJ„  =  a"y^ (166) 

Daraus   geht   hervor,    daß,    wenn   der  Anlasser  den  gestellten 

Bedingungen    genau   entsprechen   soll,    die  Stufenzahl  m  und    das 

J  . 
Verhältnis  -y^*^  =  a   in   einem    bestimmten   Verhältnis    zueinander 

*^max 

stehen  müssen. 

Für  Hauptstrommotoren  führt  die  Bedingung,  daß  die 
Stromstärke  zwischen  zwei  Grenzen  verlaufen  soll,  zu  folgender 
einfacher  Konstruktion,  welche  von  Prof.  0.  S.  Bragstad  an- 
gegeben wurde. 

Für  einen  bestimmten  Ankerstrom,  also  konstante  Feldstärke, 
ist  die  induzierte  EMK  der  Geschwindigkeit  proportional. 

E^  =  P  —  JR  =  cv 

Wollte  man  daher  bei  vollständig  konstanter  Stromstärke  J 
anlassen,  so  müßte  man  bei  steigender  Geschwindigkeit  den  Wider- 
stand R  so  variieren,  daß  stets  obige  Gleichung  erfüllt  ist;  der  je- 
weils notwendige  Widerstand  ist  also  eine  lineare  Funktion  der  Ge- 
schwindigkeit. Die  Gerade,  welche  dieser  Abhängigkeit  entspricht, 
ist  leicht  zu  konstruieren: 

Man  ermittelt  die  Abhängigkeit  der  Geschwindigkeit  des  be- 
treffenden Motors  von  der  Stromstärke  für  kurzgeschlossenen  An- 
lasser, also  einen  Gesamtwiderstand  des  Stromkreises  R  gleich  dem 
Motorwiderstand  R^  (Anker  und  Feld)  entweder  experimentell  oder 
aus  der  Charakteristik  nach  Bd.  I,  S.  618  graphisch  und  entnimmt 
der  Kurve  den  Wert  für  die  betreffende  Stromstärke  J.  Diese  Ge- 
schwindigkeit ergibt  den  Punkt  der  Geraden,    wo  JB  =  R^.     Einen 

27* 
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zweiten   Punkt   erhält   man    aus   der  Beziehung,    daß   für   die  Ge- 
schwindigkeit Null  der  Widerstand 

Durch  diese  beiden  Punkte  ist  die  Gerade  festgelegt.  Kon- 
struiert man  nun  (Fig.  387)  die  beiden  Widerstandsgeraden  AB  und 
CD  für  J=Jnax  ^^^  •^'^^•^«im»  ^^  erhält  man  den  Zusammenhang 
zwischen  Widerstand  und  Geschwindigkeit  für  diese  beiden  Grenzen 
der  Stromstärke. 
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Fig.  887.     Stufung  eines  Anlaß  Widerstands  für  Hauptstrommotoren. 

Beim  Einschalten  mit  dem  Widerstand  B.^  erhalten  wir  den 
Strom  J^^^.  Dann  steigt  die  Geschwindigkeit  und  die  Stromstärke 
sinkt.  Der  Widerstand  bleibt  dabei  konstant,  und  das  Ansteigen 
der  Geschwindigkeit  als  Funktion  des  Widerstandes  wird  durch 
die  Ordinate  im  Punkt  A  dargestellt.  Der  Punkt  E,  in  dem  diese 
die  Jj^j.^-Linie  schneidet,  gibt  die  Geschwindigkeit,  bei  welcher  der 
Strom  die  Grenze  J^^^  erreicht. 

Bei  dieser  Geschwindigkeit  muß  die  erste  Stufe  des  Anlassers 
ausgeschaltet  werden.  Soll  dabei  die  Stromstärke  den  Wert  J^^ 
annehmen,  so  ist  der  Widerstand  B^  durch  die  Gerade  AB  be- 
stimmt, und  man  findet  ihn,  indem  man  durch  E  eine  Parallele 
zur  Abszissenachse  legt,  welche  die  Gerade  -4B  in  l''  schneidet. 

Die  erste  Stufe  des  Anlässers  wird  demnach  gleich  EF.  Analog 
findet   man    die    übrigen    Stufen    des   Widerstandes   OB,,  JK  usw. 
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83.  Gang  der  Berechnung  eines  Anlaßwiderstandes. 

Ist  die  maximale  Anlaufstromstärke  gemäß  den  Überlegungen 
im  Abschnitt  81  festgesetzt,  so  berechnet  sich  der  gesamte  Anlaß- 
widerstand 

.  Würde  die  plötzliche  Entnahme  der  Stromstärke  J^^^  aus  dem 
Netz  zu  große  Spannungsschwankungen  verursachen,  so  sind  einige 
Vorstufen  anzuordnen. 

Ist   die  Anlaufzeit   gegeben,    so    kann   man   mittelst  Gl.  159, 

S.  413   die  mittlere  Anlaufstromstärke  ^>»«^+    >"'>*  finden,  und  da- 

mit  ist  auch  J^^^  gegeben.  Im  allgemeinen  wird  jedoch  eine 
bestimmte  Schaltertype  mit  einer  gegebenen  Stufenzahl  m  verwendet 
werden  müssen.  Für  Nebenschlußmotoren  gestaltet  sich  auch 
dann  die  Berechnung  sehr  einfach.    Nach  Gl.  166,  S.  419  muß  sein: 

woraus  folgt 

log«  =  -[log(%?«). 

Man  kann  aus  dieser  Gleichung  a  berechnen  und  die  Stufen 
entweder  nach  Gl.  165,  S.  419  berechnen,  oder  nach  Fig.  386,  S.  417 
graphisch  konstruieren.  Ein  noch  einfacheres  Verfahren  ergibt  sich 
in  folgender  Weise  :^) 

Man  legt  einen  Papierstreifen  auf  die  Skala  des  Rechenschiebers 
und  teilt  die  Strecke  zwischen  JB^  und  JB^  in  m  gleiche  Teile ;  dann 
geben  die  den  Teilstrichen  entsprechenden  Zahlen  des  Rechenschiebers 
die  Stufung  des  Widerstands  an. 

Der  Beweis  gestaltet  sich  wie  folgt: 

log«=^^^^l^^. 
m 

num  (log  B^  +  log  a)  =  aB^  =  B^ 

num  (log  Bo  +  2  log  a)  =  a^B^  =  B^  usf. 

Bei  Anlassern  für  Hauptstrommotoren  läßt  sich  J„„.^j  nicht 

auf  gleich  einfache  Weise  finden,  man  wird  hier  am  raschesten 
I 

»)  E.  A.  N.  Pochin,  Anlaßwiderstände.     ETZ  1897,  S.  346. 
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durch  Ausprobieren  zum  Ziel  kommen,  was  sich  bei  der  Einfachheit 
der  angegebenen  Methode  leicht  bewerkstelligen  läßt. 

Beispiel.  Für  einen  Hauptstrommotor  von  normal  36  PS, 
600  Volt,  60  Amp.,  dessen  Tourendiagramm  in  Fig.  387,  S.  420  gegeben 
ist,  soll  der  Anlaßwiderstand  berechnet  werden.  Bis  soll  eine  Kontroller- 
type mit  ö  Kontakten  (entsprechend  4  Widerstandsstufen)  zur  Ver- 
wendung kommen.  Der  "Widerstand  von  Feld  und  Anker  des  Motors 
betrage  zusammen  0,45  Q, 

Die  Größe  der  Hauptstrommotoren  wird  meist  mit  Rücksicht 
auf  die  Anzugskraft,  welche  sie  beim  Anlauf  zu  entwickeln  haben, 
gewählt.  Wir  wollen  daher  mit  der  maximalen  Anlaufstromstärke 
in  der  Nähe  der  normalen  von  60  Amp.  bleiben,  um  eine  mittlere 
Anzugskraft  zu  erhalten,  welche  etwa  dieser  Stromstärke  entspricht. 

Setzen  wir  als  Maximalgrenze  70  Amp.  fest,  so  finden  wir  in 
dem  Tourendiagramm  eine  zugehörige  Tourenzahl  von  480  Touren, 
welche  in  das  Widerstandsdiagramm  bei  0,45  Q  einzutragen  ist 
(Punkt  -B). 

Der  zweite  Punkt  der  Widerstandsgeraden  für  J=  70  Amp. 
ergibt  sich  daraus,  daß  für 

sein  muß  (Punkt  A),  Die  andere  Widerstandsgerade  findet  man 
leicht  durch  Ausprobieren,  indem  man  verschiedene  Werte  J^^^ 
annimmt  und  die  Gerade  mit  Hilfe  der  beiden  gegebenen  Be- 
dingungen so  legt,  daß  die  Zickzacklinie  vierstufig  wird.  Diese 
Bedingung  wird  durch  die  Stromstärke  J'^,„  =  50.1  Amp.  erfüllt,  und 
man  erhält  als  Widerstandsstufen 

r^=-2,2,         r,=  l,8,         r3  =  l,45,         r,  =  l,15. 

Bei  einem  Nebenschlußmotor  gleicher  Größe  mit  einem  Anker- 
und Übergangswiderstand  i2^  =  0,25ß  ergeben  sich  bei  derselben 
maximalen  Anlaufstromstärke  die  Stufen  zu 

r3L  =  4,0,         r2  =  l,78,         r3  =  0,75,         r^  =  0,32. 

"^tnin  ^'^^^  ^^^^  gleich  30  Amp.  Man  sieht,  daß  für  gleiche  Stufen- 
zahl die  Stromstöße  bei  Nebenschlußmotoren  bedeutend  größer  werden 
als  bei  Hauptschlußmotoren,    wie    dies  oben  begründet  worden  ist. 

84.  Berechnung  der  Bremswiderstande. 

Die  elektrische  Bremsung  eines  Motors  wird  dadurch  erreicht, 
daß  man  ihn  als  Generator  auf  einen  Widerstand  arbeiten. läßt; 
er   wird    dann    von    den   bewegten  Massen    angetrieben,    wodurch 
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deren  kinetische  Energie  rasch  aufgezehrt  wird.  Bei  der  Bremsung 
von  NebenschluBmotoren  geht  man  dabei  am  besten  so  vor,  daß 
man  die  Erregung  am  Netz  beläßt  und  den  Anker  durch  einen 
Widerstand  schließt,  den  man  bei  sinkender  Geschwindigkeit  all- 
mählich verringert.  Die  Anwendung  von  Selbsterregung  während 
der  Bremsperiode  verringert  die  Bremswirkung  sehr  stark.  Bei 
Hauptschlußmotoren  wird  bei  der  elektrischen  Bremsung  natürlich 
Selbsterregung  angewandt.  Hier  ist  darauf  zu  achten,  daß  bei  Um- 
schaltung des  Motors  zum  Generator  entweder  die  Pole  des  Ankers 
oder  die  des  Feldes  zu  vertauschen  sind,  da  der  Hauptstrommotor 
nur  dann  als  Generator  wirken  kann  (Bd.  I,  S.  251). 

Um  eine  möglichst  gleichmäßige  und  starke  Bremswirkung  zu 
erzielen,  muß  die  Stufung  der  Bremswiderstände  ähnlich  wie  die 
der  Anlaßwiderstände  so  erfolgen,  daß  die  Stromstärke  zwischen 
zwei  Grenzen  J^^^  und  J^^  gehalten  wird,  woraus  sich  ergibt,  daß 
die  Berechnung  dieser  Stufung  nach  den  gleichen  Methoden  erfolgen 
kann,  welche  für  Anlaßwiderstände  angegeben  wurden. 

I.  Bremswiderstände  für  Nebenschlußmotoren.  Da 
ebenso  wie  beim  Anfahren  die  Erregung  während  des  Bremsens  kon- 
stant bleibt,  gilt  auch  hier  ganz  allgemein  und  unabhängig  von  der 
Ankerstromstärke  die  Gleichung 

E^  =  cv. 

Diese  induzierte  EMK  erzeugt  bei  einem  Gesamtwiderstand  des 
Stromkreises  B  einen  Strom 

E 

Für  die  Wahl  der  Grenzstromstärken  J^^^  und  J"^^  gelten  die 
gleichen  Erwägungen  wie  beim  Anlassen.  J^^  ist,  um  eine  mög- 
lichst starke  Bremswirkung  zu  erreichen,  möglichst  hoch  zu  wählen, 
wird  jedoch  durch  das  Gleiten  der  Übertragungsorgane  und  die 
Abmessungen  der  Maschine  begrenzt.  J^.^  wird  hier  meist  durch 
die  Stufenzahl  bestimmt. 

Der  gesamte  Bremswiderstand  B^  ist  so  zu  berechnen,  daß, 
wenn  der  Anker  bei  maximaler  Tourenzahl  auf  diesen  Widerstand 
geschaltet  wird,  die  maximale  Stromstärke  nicht  überschritten  wird. 

*^max'"'o  amax  ^max' 

Mit  sinkender  Geschwindigkeit  sinken  Spannung  und  Strom- 
stärke, und  man  erhält  für  die  Grenze  J^^^  die  Gleichung 

Beim  Einschalten  der  nächsten  Stufe,  bei  welcher  wieder  die 
maximale  Stromstärke  erreicht  wird,  ergibt  sich 
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woraus  folgt 

Analog  berechnet  sich 

2^  =  aß^  =  a«JB^  usf., 

genau  wie  bei  den  Anlaßwiderständen  für  Nebenschlußmotoren.   Die 
Gleichungssysteme  164  und  165,  S.  418,   gelten    also  auch  für  die 

JE 
Berechnung    der   Bremswiderstände.     B^   wird   hier   gleich  -"»"«*, 

max 

wobei  E^^^  die   im  Anker   bei   vollem  Lauf  induzierte  EMK  dar- 
stellt.    Da  diese  von   der  Netzspannung  P  nur  wenig  verschieden 

P 
ist,  kann  man  B^  =  -y —   setzen,    so    daß  die  Berechnung  der  An- 

*^max 

laß-  und  Bremswiderstände  vollständig  gleich  wird  bezw.  bei  gleichen 
Grenzwerten  der  Stromstärke  dieselben  Widerstandswerte  ergibt. 

IL  Bremswiderstände  für  Hauptschlußmotoren.^)  Für 
eine  bestimmte  konstante  Stromstärke  J  gilt  auch  hier  die  Gleichung 

JB  =  E^  =  cv. 

Um  während  der  Bremsperiode  diese  Stromstärke  konstant  zu 
halten,  müßte  demnach  B  proportional  mit  v  geändert  werden. 

Man  erhält  also  in  dem  Diagramm  Fig.  388,  welches  die  Be- 
rechnung der  Bremswiderstände  für  obigen  35  PS-Motor  darstellt, 
für  den  der  Anlaßwiderstand  berechnet  wurde,  und  das  vollständig 
dem  dort  gegebenen  Diagramm  entspricht,  für  die  Abhängigkeit  des 
Widerstands  von  der  Tourenzahl  bei  konstanter  Stromstärke  wieder 
gerade  Linien.  Diese  müssen,  wie  sich  aus  obiger  Gleichung  ergibt, 
durch  den  Nullpunkt  gehen.  Einen  weiteren  Punkt  für  jede  Ge- 
rade findet  man  auch  hier  mit  Hilfe  der  Geschwindigkeitskurve. 
Bei  der  Maximalstromstärke  von  70  Amp.  macht  der  Motor  480  Touren; 
die  induzierte  EMK  beträgt  dabei  500  — 70-0,45  =  468,5  Volt,  und 
die  Konstante  c  der  Gleichung  E^=^cn  berechnet  sich  danach  für 

70  Amp.  Stromstärke  zu  -—'-  =  0,98. 

Beginnt  man  mit  der  Bremsung  bei  der  maximalen  Touren- 
zahl von  700  und  soll  dabei  sofort  eine  Stromstärke  von  70  Amp. 
erhalten    werden,    so    entspricht    dem    eine    induzierte    EMK    von 


*)  Nach  Maximilian  Müller.     Die  elektrische  Bremsung  der  Straßen- 
bahnwagen.    ETZ  1902.    S.  513. 
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0,98  •  700  =  685  Volt,    und    der  Gesamtwiderstand  des  Ankerstrom- 

685  ^ 

kreises  muß  daher  — -  =  9,8  iJ  betragen.    Indem  man  nun  diesen 

Widerstand  B^  =  9,8  Q  in  das  Diagramm  bei  700  Touren  einträgt, 
erhält  man  den  Punkt  A  und,  indem  man  diesen  mit  dem  Null- 
punkte vjBrbindet,  die  eine  Widerstandsgerade.  Analog  berechnet 
sich  die  Abszisse  des  Punktes  B  der  anderen  Geraden  bei  700  Touren 
zu  13,7  Q.  Der  Linienzug  zwischen  beiden  Geraden  ACDE ,  .  . 
ergibt  dann  in  gleicher  Weise,  wie  bei  den  Anlaßwiderständen  be- 
schrieben wurde,  die  Widerstandsstufung  und  der  Linienzug  1,  2, 
3,  4  den  Verlauf  der  "Stromstärke  bei  richtiger  Betätigung  des 
Fahrschalters. 


Ofn 


K     12     iO     8 
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Fig.  388.     Stufung  der  Bremswiderstände  für  Hauptschluflmotoren. 

Das  Diagramm  zeigt  auch  gleichzeitig  die  Nachteile  der  elek- 
trischen Bremsung.  Wird  nämlich  der  Schalter  nicht  bei  der  rich- 
tigen Geschwindigkeit  betätigt,  sondern  bereits  ehe  diese  erreicht 
ist,  so  können  bedeutende  Überschreitungen  der  maximal  zulässigen 
Stromstärke  vorkommen,  was  eine  Beschädigung  des  Kommutators 
zur  Folge  haben  kann. 

Ferner  ist  es  nicht  möglich,  den  Wagen  durch  elektrische 
Bremsung  allein  zum  Stillstand  zu  bringen,  weil  man  den  Widerstand 
nicht  unter  ein  gewisses  Maß  verringern  und  daher  die  Stromstärke 
und  die  Bremskraft  bei  niedrigen  Tourenzahlen  nicht  auf  der  er- 
forderlichen Höhe  halten  kann. 
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85.  RegulierwidersUlnde  für  Kebenschlußgeneratoren  zum  Konstsonthalteii  der 
Spannung  bei  veränderlicher  Belastung.  —  86.  Beg^ierwiderstände  für  Keben- 
schlußgeneratoren zur  Veränderung  der  Spannung.  —  87.  Begulierwiderst&nde 

für  Motoren. 

Die  Berechnung  von  Regulierwiderständen  läßt  sich  naturgemäß 
nicht  von  allgemeinen  Gesichtspunkten  aus  betrachten,  sondern  muß 
sich  in  jedem  Fall  nach  dem  Zwecke  richten,  dem  der  Widerstand 
dienen  soll.  Wir  beschränken  uns  hier  auf  die  Behandlung  der 
hauptsächlichsten  Fälle. 

85.  Regulierwiderstande  für  Nebenschlußgeneratoren  zum 
Konstanthalten  der  Spajinung  bei  veränderlicher  Belastung. 

Zur  Berechnung  des  Nebenschlußreglers  für  einen  Generator, 
dessen  Spannung  konstant  gehalten  werden  soll  (Maschinen  für 
elektrische  Zentralen),  ist  es  notwendig,  die  Leerlaufcharakteristik 
der  betreffenden  Maschine,  ihren  Ankerwiderstand  und  die  Anker- 
riickwirkung  für  irgend  eine  bestimmte  Belastung  zu  kennen. 

Unter  Beachtung  der  Vorgänge  in  der  Maschine,  welche  bei 
steigender  Belastung  den  Spannungsabfall  bewirken,  ergibt  sich 
dann  leicht  eine  graphische  Konstruktion  für  die  Stufen  des  Neben- 
schlußreglers. 

Die  Ursachen  des  Spannungsabfalls  (Ohm 'scher  Spannungs- 
verlust, Ankerrückwirkung  und  Tourenabfall  der  Antriebsmaschine) 
kann  man  in  bekannter  Weise  in  dem  Dreieck  BB^^B^  zusammen- 
setzen (Fig.  389).  Die  Seite  BB^  stellt  die  zur  Kompensierung  der 
Ankerrückwirkung  notwendige  Erregerstromstärke  ij  dar: 

(w„  =  Windungszahl  der  Erregerwicklung).  B^D  ist  der  Spannungs- 
verlust im  Anker;    zu  diesem  ist,    falls  man  die  Spannung  an  den 
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Speisepunkten  konstaut 
halten  will,  der  Span- 
nungsverlust  in  den 
Speiseleitungen  hinzu- 
zufügen. 

Der  Spannungsab- 
fall, welcher  durch  das 
Sinken  der  Tourenzahl 
der  Antriebsmaschine 
bei  steigender  Belastung 
hervorgerufen  wird, 
läßt  sich  ebenfalls  an- 
nähernd berücksichti- 
gen. Er  ist  dem  Tou- 
renabfall prozentual 
gleich  und  für  kon- 
stante Spannung  annähernd  der  Belastung  proportional;  er  kann, 
wenn  der  Tourenabfall  bei  der  Vollbelastung  Jy  p^j^  beträgt,  für 
irgend  eine  Belastung  Jb  ausgedrückt  werden  durch 

100       Jv' 


Fig.  389. 


In  dem  Dreieck  ist  er  durch  die  Strecke  DB^  dargestellt. 
Vernachlässigt  man  die  Veränderung  der  zur  Kompensation  der 
Quermaghetisierung  .  dienenden  Amperewindungen  und  nimmt  kon- 
stante Bürstenstellung  an,  so  werden  die  Seiten  des  Dreiecks  B^^B^ 
der  Belastung  proportional  und  der  Winkel  a  für  alle  Belastungen 
konstant. 

Zur  Berechnung  des  Regulierwiderstandes  wird  eine  zulässige 
Abweichung  von  der  Normalspannung  anzunehmen  sein,  so  daß 
sich  eine  Maximalgrenze  -E?„^  und  eine  Minimalgrenze  E^^^  ergibt. 
Die  Widerstandsstufen  sind  dann  so  zu  bemessen,  daß  bei  der 
Regulierung  diese  beiden  Grenzen  innegehalten  werden.  Nimmt 
man  an,  daß  bei  Leerlauf  und  einer  Spannung  E^^^  (Fig.  390, 
Punkt  Ä)  der  gesamte  Regulierwiderstand  eingeschaltet  sei,  so  wird 
der  Widerstand  der  Magnetspulen  und  der  Regulierwiderstand  zu- 
sammen betragen  müssen: 

Wird  nun  die  erste  Stufe  des  Regulierwiderstandes  abgeschaltet, 
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SO  darf  die  Spannung  nicht  über -E?^^  hinausgehen  (Punkt  ^4');  der 
Widerstand  des  Erregerkreises  muß  demnach  sein 


^p        i,  ^  ij  Errtgeralron» 

Fig.  890.   Stufung  eines  Nebenschlußregiers  zum  Konstanthalten  der  Spannung. 


Wird  die  Maschine  allmählich  belastet,  während  der  Widerstand 
des  Erregerkreises  -B^  =  tg  ^^  konstant  bleibt,  so  geht  die  Klemmen- 
spannung auf  die  Linie  A^O  zurück  und  erreicht  bei  Bj^  den 
Wert  E^if^-  Legt  man  durch  B^  eine  Gerade  unter  dem  Winkel  a 
gegen  die  Ordinate,  so  schneidet  diese  die  zugehörige  induzierte 
Spannung  auf  der  Leerlauf  Charakteristik  aus  (Punkt  B)y  was  man 
leicht  einsieht,  wenn  man  das  Dreieck  des  Spannungsabfalls -B-B^Bo 
einzeichnet.  Damit  nun  die  Grenze  E^^^  bei  weiterem  Steigen  der 
Belastung  nicht  überschritten  wird,  ist  der  Widerstand  des  Erreger- 
Stromkreises  jetzt  um  so  viel  zu  verkleinern,  daß  die  Spannung  auf 
■^max  steigt,  Das  Dreieck  BB^B^  gleitet  dabei  mit  dem  Punkte  B 
auf  der  Leerlaufcharakteristik,  während  B^  eine  Kurve  beschreibt, 
welche  das  Ansteigen  der  Klemmenspannung  als  Funktion  der  Er- 
regerstromstärke zeigt.  Diese  Kurve  B^B^  ist  mit  großer  An- 
näherung eine  Belastungscharakteristik  der  Maschine  für  eine  der 
Seitenlänge  des  Dreiecks  BB^B,^  entsprechende  Belastung  und  wird 
(Bd.  I,  S.  596)  gefunden,  indem  man  das  Dreieck  parallel  mit  sich 
längs  der  Leerlaufcharakteristik  verschiebt.  Man  findet  so  die  Er- 
regerstromstärke i\,  welche  das  Steigen  der  Spannung  auf  E^^^ 
bewirkt  und  damit  auch  den  zugehörigen  Erregerwiderstand 
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E 

M^  —  -  ; 


=  tgV 


Fährt  man  mit  der  Konstruktion  in  gleicher  Weise  fort,  wobei 
man  die  Dreiecke  und  die  Belastungscharakteristiken  nicht  einzu- 
zeichnen braucht,  sondern  nur  die  Strecken -B^ß,  B^'B\  Cj^C,  C/C'usw., 
so  erhält  man  eine  Schar  von  Geraden  durch  den  Nullpunkt,  deren 
Neigung  gegen  die  Abszissenachse  ein  Maß  für  die  notwendigen 
Regulier  widerstände  gibt.  Zieht  man  in  passendem  Abstände  i  eine 
Parallele  zur  Ordinatenachse  (z.  B.  bei  t  =  5  oder  10  Amp.),  so 
schneiden  die  Geraden  auf  dieser  die  Widerstandsstufen  aus. 

ro  =  i2o  — Bi  =  tg^-tgA,  =  ^. 

Die  Konstruktion  gestaltet  sich  zeichnerisch  noch  etwas  ein- 
facher und  übersichtlicher,  wenn  man  die  Stücke  der  Leerlauf- 
charakteristik B  B\  C  C\ 
bezw.  die  Parallelen  dazu 
B^  5/,  C^  0/  als  Gerade 
ansieht,  was  bei  den  klei- 
nen Abständen  von  E^ax 
und  JE^i^y  welche  für  die 
Regulierung  in  Frage  kom- 
men, meist  zulässig  ist. 
Man  braucht  dann  nur 
(Fig.  391)  die  Linien  B^  B, 
G^C  usw.  zu  ziehen  und 
die  Geraden  B^  B/,  C^  0/ 
parallel  zu  den  Tangenten 
an  die  Leerlaufcharakteri- 
stik in  B,  C  usw.  zu  legen, 
und  erhält  dadurch  sofort 
die  Punkte  B^,  C^,  deren 
Verbindungslinien  mit  dem 
Nullpunkte  die  Wider- 
standsstufen ergeben. 

Im  allgemeinen  wird  es  übrigens  nicht  notwendig  sein,  die 
Berechnung  für  sämtliche  Stufen  durchzuführen,  sondern  man  wird 
vielmehr,  da  die  Konstruktion  für  jede  beliebige  Stelle  des  Regulier- 
bereichs auch  für  eine  einzelne  Stufe  unabhängig  ausgeführt  werden 
kann,  nur  die  Größe  von  einigen  Stufen  bestimmen  und  die  übrigen 
interpolieren. 

Bei  Fremderregung  ist  die  Konstruktion  entsprechend  zu 
modifizieren.    Die  Erregung  ist  dann  von  der  Klemmenspannung  der 


Erregeralrom. 

¥ifr.  391.    Stufung  eines  Nebenschlußreglers 
zum  Konstanthalten  der  Spannung  (Verein- 
fachte Konstruktion). 
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Maschine  unabhängig,  und  das  Sinken  der  Spannung  bei  steigender 
Belastung  verläuft  auf  einer  Ordinate.  (Fig.  392.)  Die  Linien  B^C^, 
C^D^  usw.  ergeben  eine  Stufung  der  E^regerstromstärken,  aus  der 
die  notwendigen  Widerstandsstufen  berechnet  werden  können. 


Fig.  392. 


0  Errego-atromi^ka 

Stnfung  des  Begulierwiderstandes  eines  fremderregten  Nebenschlud- 
generators  zum  Konstanthalten  der  Spannung. 


Im  allgemeinen  wird  man  bei  dem  Entwurf  der  Regulierwider- 
stände nur  die  berechneten  Leerlaufcharakteristiken  zur  Verfügung 
haben.  Ist  ein  Widerstand  für  eine  fertige  Maschine  zu  berechnen, 
deren  Leerlauf  Charakteristik  man  experimentell  aufnehmen  kann, 
so  muß  man  dabei  die  bei  absteigender  Magnetisierung  aufgenom- 
mene Kui*ve  zugrunde  legen,  da  diese  stärker  gekrümmt  ist  und 
also  eine  feinere  Stufung  ergibt,  als  die  bei  steigendem  Kraftfluß 
aufgenommene. 

86.  Regulierwiderstande  fOr  Nebenschlußgeneratoren  zur  Ver- 
änderung der  Spannung. 

Bei  Maschinen  zum  Laden  von  Akkumulatoren  ist  es  notwendig, 
die  Spannung  der  Lademaschinen  innerhalb  weiter  Grenzen  zu  ver- 
ändern. Will  man  eine  möglichst  gleichmäßige  Regulierung  erzielen, 
so  daß  die  Spannungsunterschiede  zwischen  zwei  Stufen  des  Regulier- 
widerstandes alle  gleich  werden,  so  konstruiert  man  nach  Bd.  I, 
Fig.  451  die  Belastungscharakteristik  für  die  Ladestromstärke 
(Fig.  393),  teilt  den  Abstand  zwischen  der  höchsten  und  niedrigsten 
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notwendigen  Spannung  in  so  viele  gleiche  Teile,  als  der  Widerstand 
Stufen  erhalten  soll,  und  überträgt  diese  Teilung  durch  Parallele 
zur  Ordinatenachse  auf  die  Belastungscharakteristik.  Zieht  man 
dann  von  den  Teilpunkten  Gerade  zum  Nullpunkte,  so  schneiden 
diese  auf  einer  an  passender  Stelle  (t^  =  5  oder  10  Amp.)  auf- 
getragenen Ordinate  die  Widerstandsstufen  aus. 


NifePtJÖtiiiistrarjU'KB- 


Fig.  893.     Stnfung  des  Begulierwiderstandes  eines  Nebenschlußgenerators  mit 
veränderlicher  Spannung. 

Ein  anderer  Fall,  der  hierher  gehört,  ist  die  Berechnung  der 
Feldregulatoren  für  Erregermaschinen  von  Wechselstrom- 
generatoren. Die  Stufung  der  Erregerstromstärken  der  Wechsel- 
strommaschinen findet  man  auf  die  gleiche  Art  und  Weise,  wie  bei 
einer  fremderregten  Gleichstrommaschine.  ,  Man  kann  nämlich  mit 
einer  Annäherung,  welche  für  den  vorliegenden  Fall  vollständig 
genügt,  für  eine  bestimmte  Phasenverschiebung  den  Spannungs- 
abfall bei  Wechselstromgeneratoren  geradeso  wie  bei  Gleichstrom- 
maschinen durch  ein  rechtwinkliges  Dreieck  darstellen,  dessen 
Seiten  der  Belastung  proportional  sind.^)  Die  Seite  J5^  ^2  i^^S*  389, 
S.  427)  dieses  Dreiecks  stellt  den  durch  Selbstinduktion,  effektiven 
Widerstand  und  Tourenabfall  verursachten  Spannungsabfall  dar; 
BB^  entspricht  der  Ankerrückwirkung.  Beide  kann  man  für  ge- 
gebene Phasenverschiebung   genügend   genau  proportional  der  Be- 


*)  Siehe  E.  Arnold,  Die  Wechselstromtechnik,  Bd.  IV,  S.  344. 
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lastung  setzen.  Unter  dieser  Voraussetzung  gelten  dieselben  Über- 
legungen, welche  wir  bei  Gleichstrommaschinen  angestellt  haben, 
auch  für  Wechselstromgeneratoren,  und  wir  können  das  Diagramm 
Fig.  392  auch  hier  anwenden.  Man  legt  dabei  eine  maximale 
Phasenverschiebung  der  Berechnung  zugrunde,  da  bei  dieser  der 
Spannungsabfall  am  größten  und  die  Regulierung  am  schwierigsten 
wird  und  die  Stufung  natürlich  auch  hierbei  noch  ein  möglichst 
genaues  Konstanthalten  der  Spannung  ermöglichen  soll.  Die  Ober- 
tragung  der  Stufung  der  Erregerstromstärke  auf  den  Feldregulator 
der  Erregermaschine   ist   in  Fig.  394    dargestellt.     Auf  der  linken 


-ErregerstronwlÄrta  Ig-K     '  i  --NetWttchLjBaatrcmatftig-»' 

Wechsdslromsdte.  Gledutromaefte 

Fig.  894.     Stillung  des  Begulierwiderstandes  einer  Erregermaschine. 


Seite  der  Figur  ist  die  Leerlaufcharakteristik  des  Wechselstrom- 
generators aufgezeichnet  und  die  Konstruktion  von  Fig.  392  wieder- 
holt. Da  der  Widerstand  des  Erregerkreises  konstant  ist,  schneidet 
eine  Gerade  durch  den  Nullpunkt  unter  dem  Winkel,  dessen  Tangente 
gleich  dem  Erregerwiderstand  der  Wechselstrommaschine  B^  ist, 
auf  den  Ordinalen  die  den  Erregerstromstärken  i^  entsprechenden 
Klemmspannungen  p^^  der  Erregerniaschine  aus.^) 


*)  Siehe  E.  Hunke,  Über  graphische  Berechnung  von  Widerstandsregula- 
toren.     ETZ  1900,    S.   801. 
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Man  zeichnet  nun  in  gleichem  Spannnngsmaßstabe  daneben 
die  Leerlaufcharakteristik  der  Erregemiaschine  und  konstruiert  aus 
ihr  mit  Hilfe  des  Spannungsdreiecks  die  Charakteristik  der  Erreger- 
maschine für  konstanten  äußeren  Widerstand,  wie  in  der  Figur 
angedeutet  ist,  indem  man  berücksichtigt,  daß  hier  die  Anker- 
stromstärke, also  auch  die  Strecke  BB^  der  Klemmspannung  pro- 
portional ist.  Dann  überträgt  man  die  Spannungsteüung  aus  dem 
linken  Diagramm  durch  Parallele  zur  Abszissenachse  auf  die 
Charakteristik,  verbindet  die  gefundenen  Schnittpunkte  mit  dem 
Nullpunkt  und  findet  auf  gleiche  Weise  wie  oben  angegeben  die 
Widerstandsstufung. 

87.  Regulierwiderstande  für  Motoren. 

Wenn  schon  bei  der  Berechnung  der  Eegpilierwiderstände  für 
Generatoren  nur  einige  typische  Fälle  hervorgehoben  und  behandelt 
werden  konnten,  so  läßt  sich  die  Berechnung  dieser  Apparate  für 
Motoren  noch  viel  weniger  nach  allgemeinen  Gesichtspunkten  be- 
handeln. Die  Anforderungen  an  die  Regulierung  sind  je  nach  dem 
Zwecke,  dem  der  Motor  dient,  vollständig  verschieden ;  im  folgenden 
können  daher  nur  kurze  Angaben  über  die  in  Betracht  kommenden 
Faktoren  gegeben  werden. 

Für  Motoren  gilt  die  Gleichung 

Die  Regulierung  wird  nun  stets  eine  Einwirkung  auf  die  Touren- 
zahlen bezwecken,  was  durch  Änderung  von  P  oder  *  erreicht 
wird.  Da  sowohl  P  als  auch  0  durch  die  Widerstandsregulierung 
nur  verringert  werden  können,  wird  im  einen  Fall  nur  eine  Ver- 
kleinerung, im  andern  nur  eine  Vergrößerung  der  normalen  Touren- 
zahl erreicht. 

Die  Variation  der  dem  Motor  gebotenen  Spannung  P  durch 
Vorschaltwiderstände  wird  trotz  ihrer  UnWirtschaftlichkeit  in  ein- 
zelnen Fällen,  z.  B.  bei  Hebezeugen,  angewandt.  Man  benutzt  hier 
die  Anlaßwiderstände  zugleich  zur  Regulierung,  was  eine  einfache 
Konstruktion  der  Schalter  und  Tourenregnilierung  in  weiten  Grenzen 
ergibt.  Irgend  welche  Besonderheit  in  der  Berechnung  der  Wider- 
stände ergibt  sich  daraus  nicht,  da  es  hier  auf  die  exakte  Ein- 
haltung einer  Tourenzahl  nicht  ankommt,  und  eine  genauere  Be- 
rechnung schon  mit  Rücksicht  darauf  nicht  möglich  ist,  daß  der 
Vorschaltwiderstand  je  nach  der  Belastung  (bezw.  Stromstärke)  des 
Motors  ganz  verschieden  auf  die  Tourenzahl  einwirkt.  Sehen  wir 
daher   von   diesem  Falle  ab,    so  wird  die  Regulierung  stets  durch 

Arnold,  OleichBtrommaschine.  IL  2.  Aufl.  28 
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Einwirkung  auf  *  zu  erfolgen  haben,  welche  bei  Nebenschluß- 
motoren durch  Einschalten  von  Widerstand  in  den  Erregerkreis, 
bei  Hauptschlußmotoren  durch  eine  Nebenschließung  zur  Elrreger- 
wicklung  erreicht  wird. 

Für  Nebenschlußmotoren  ist  der  dabei  einzuschlagende 
Weg  in  Fig.  395  dargestellt.^)  In  Bd.  I,  S.  614  wurde  gezeigt,  daß 
der  Einfluß  des  Spannungsabfalles  im  Anker  auf  die  Tourenzahl 
dem  der  Ankerrilckwirkung  entgegenwirkt.  Wir  wollen  daher  bei 
der  Berechnung  beide  Einflüsse  unberücksichtigt  lassen  und  an- 
nehmen, daß  sie  sich  gegenseitig  aufheben.  Wir  erhalten  dann 
für  die  Abhängigkeit  der  Tourenzahl  vom  Kraftfluß,  da  die  Klemm- 
spannung konstant  ist,  die  Gleichung  einer  gleichseitigen  Hyperbel 

_    P    _Konst.     . 
Diese  ist  auf  der  linken  Seite  in  das  Diagramm  eingezeichnet. 


^  B  C  D 


TourcnzaK  ni- 


0  E:  reger  5ü'om5i3r^e 

Fig.  395.     Stufung  des  Eegulierwiderstandes  für  einen  Nebenschlußmotor. 


Auf  der  rechten  Seite  ist  Kurve  $  =  /'(iJ  aufgetragen,  welche 
bei  Vernachlässigung  der  Ankerrückwirkung  für  alle  Belastungen 
gleich  ist  und  leicht  aus  der  Leerlaufcharakteristik  berechnet 
werden  kann 

PIO« 


0  = 


jV 


"60" 


')  Siehe  E.  Hunke,  Über  graphische  Berechnung  von  Widerstandsregula- 
toren.   ETZ  1900,  S.  801. 
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Man  kann  nun,  indem  man  von  der  einen  Seite  des  Diagramms 
auf  die  andere  tibergeht,  für  jede  Tourenzahl  die  zugehörige  Er- 
regerstromstärke finden. 

Für  die  obere  Grenze  der  Tourenzahl  kann  man  aus  dem 
Diagramm  die  zugehörige  Erregerstromstärke  finden,  und  da  die 
Erregerspannung  konstant  ist,  den  entsprechenden  Widerstand  des 
Erregerkreises  berechnen.  Zieht  man  von  diesem  den  Widerstand 
der  Magnetwicklung  ab,  so  erhält  man  den  gesamten  Regulierwider- 
stand. Die  Stufung  desselben  erfolgt  ebenfalls  an  Hand  des 
Diagramms.  Soll  innerhalb  des  Kegulierbereichs  jede  Tourenzahl 
mit  möglichster  Annäherung  erreicht  werden,  so  sind  die  Ge- 
schwindigkeitsstufen alle  gleich  zu  machen.  Will  man  dagegen, 
daß  die  Stromstöße,  welche  bei  der  Regulierung  auftreten,  alle  mög- 
lichst gleich  seien,  so  ist  die  Stufung  der  Tourenzahl  In  geometri- 
scher Progression  vorzunehmen,^)  so  daß  die  Stufen  bei  niedrigen 
Tourenzahlen  kleiner,  bei  höheren  größer  werden.  Nach  diesem 
Prinzip  ist  die  Stufung  in  Fig.  395  durchgeführt.  Die  einzelnen 
aufeinander  folgenden  Geschwindigkeitsstufen  stehen  zueinander  in 
einem  konstanten  Verhältnis;  es  verhalten  sich 

n^  :  »lg  =  Wg  :  ng  =  ng  :  n^  = . . .  =  (P  —  J^^  B^)  :  (P  —  J^.^  B^),  (167) 

wenn  JL„^  und  Jl..  die  Grenzen  sind,  zwischen  denen  die  Strom- 
Stärke  bei  der  Regulierung  schwanken  darf.  Man  erhält  diese  Teilung 
der  Tourenzahl,  indem  man  zwischen  der  Abszissenachse  und  der 
ihr  parallelen  Linie  3f deinen  Linienzug  ÄÄ\  Bff,  CC,  wie  Fig.  395 
zeigt,  so  konstruiert,  daß  die  Linien  ÄÄ\  BB',  CC  alle  durch  einen 
Punkt  P  der  Ordinatenachse  gehen,  während  die  Geraden  A'B,  B*C, 
C'D  ,  .  als  Ordinaten  gezogen  werden.     Dann  gilt  nämlich: 


AO 

OP 

A'cy^ 

~0'F 

oder  da  A'(y  = 

=  B0  ist, 

AO 

OP 

BO 

~ap' 

BO 

BO 

OP 

und  femer 

Folglich 

AO  _B0  _C0^  ^O^P 

BO  ~  C0~  DO ~0'F 


^)  Fritz  Erena,  Eine  analytische  und  graphische  Methode  zur  Berech- 
nung von  Anfahr-  und  Bremswiderständen  für  elektrische  Eisenbahnen.  Siehe 
ETZ  1899,  S.  277. 
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bezw.  da  ÄO^=n^,  BO  =  n^  usw. 

«2        «8        *U *    *         ^^' 

Gl.  167  wird  also  durch  die  angegebene  Konstruktion  erfüllt. 

Für  Hauptstrommotoren  gestaltet  sich  die  Bestimmung  der 
Regulierwiderstände  insofern  viel  schwieriger,  als  hier  das  Feld  und 
der  Ankerstrom  sich  beide  gleichzeitig  ändern.  Außerdem  wird 
durch  die  Regulierung  der  Widerstand  des  Motors  verändert  und 
dadurch  der  Spannungsabfall  im  Motor  beeinflußt. 

Eine  direkte  Vorausberechnung  dieser  Regulierwiderstände  ist 
daher  überhaupt  nur  in  dem  Falle  möglich,  daß  für  ein  gegebenes 
Drehmoment  eine  bestimmte  Geschwindigkeitserhöhung  gefordert 
wird,  wie  dies  z.  B.  bei  elektrischen  Bahnen  vorkommt.  Für  dieses 
Drehmoment  ^  und  die  gegebene  Tourenzahl  w^,  auf  welche  der 
Motor  gebracht,  werden  soll,  erhält  man  die  Energiegleichung 

Hierbei  ist  die  Änderung  des  Motorwiderstandes  durch  den 
Nebenschluß  zur  Feldwicklung  vernachlässigt,  da  sie  auf  das  Re- 
sultat wenig  Einfluß  hat.  Aus  der  angegebenen  Gleichung  kann 
die  zur  Herstellung  des  Drehmomentes  ^  bei  der  Tourenzahl  n^ 
notwendige  Ankerstromstärke  berechnet  werden. 

Der  hierbei  notwendige  Kraftfluß  $  ergibt  sich  dann  zu 

^_  P— J,(E,  +  EJ  ^  a  2;r.9,81.10«  ^ 

a   '    60 

Man  entnimmt  nun  der  Magnetisierungskurve  der  Maschine,  in- 
dem man  den  Einfluß  der  Ankerrückwirkung  vernachlässigt,  den 
zum  Kraftfluß  0  gehörigen  Wert  der  Erregerstromstärke  J^  und 
erhält  den  zur  Erhöhung  der  Tourenzahl  auf  den  Wert  w^  erforder- 
lichen Widerstand  der  Nebenschließung 


J.  —  J. 
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88.    Die  Bemessnng  von  Metall  widerständen.  —  89.  Flüssigkeits- 
widerstände. 

88*  Die  Bemessimg  von  Metallwiderstanden. 

Für  die  Entscheidung  über  das  für  Anlaß-  und  Regulierwider- 
stände zu  verwendende  Material  wird  vor  allem  billige  Herstellung 
und  geringer  Raumbedarf  dieser  Apparate  und  außerdem  noch  die 
Dauerhaftigkeit  und  der  Temperaturkoeffizient  des  betreffenden 
Metalls  ausschlaggebend  sein.  Die  Herstellungskosten  der  Wider- 
standsapparate werden  außer  von  der  Menge  des  verwandten  Wider- 
standsmaterials wesentlich  durch  das  Gehäuse  und  das  sonstige  Zu- 
behör bedingt.  Im  allgemeinen  werden  die  Kosten  unter  sonst 
gleichen  Umständen  um  so  geringer  werden,  je  kompendiöser  man 
die  Vorrichtung  gestaltet.  Nun  hängt  der  Raum,  welchen  die  Wider- 
standsdrähte einnehmen,  wesentlich  von  ihrer  Länge  ab;  man  wird 
sich  daher  bemühen,  diese  möglichst  zu  reduzieren.  Eine  für  gleiche 
Erwärmung  durchgeführte  Berechnung  zeigt,  daß  die  Länge  des 
notwendigen  Widerstandsmaterials  um  so  kleiner  wird,  je  kleiner 
seine  spezifische  Leitfähigkeit  ist.  Man  wählt  daher  für  Widerstands- 
apparate stets  Materialien  mit  möglichst  hohem  spezifischen  Wider- 
stand. Hauptsächlich  sind  in  Gebrauch  Eisen  und  eine  Anzahl 
Legierungen,  welche  speziell  für  diese  Zwecke  hergestellt  werden, 
wie  Nickelin,  Kruppin,  Manganstahl,  Platinoid,  Neusilber  usw. 

Tabelle  VIII,  S.  438  gibt  den  spezifischen  Widerstand  q,  die  spezi- 
fische Wärme  c,  und  das  spezifische  Gewicht  y  dieser  Materialien.  Der 
Temperaturkoeffizient  ist  bei  den  meisten  so  klein,  daß  er  praktisch 
gleich  Null  gesetzt  werden  kann.  Ein  geringer  Temperaturkoeffi- 
zient ist  namentlich  für  Regulierwiderstände  von  Bedeutung,  da  es 
hier  wünschenswert  ist,  daß  der  Widerstand,  nachdem  er  einmal 
eingestellt,  möglichst  konstant  bleibt  und  nicht  etwa,  wenn  man 
durch  die  Regulierung  den  Strom  im  Apparat  geändert  hat,  all- 
mählich einen  andern  Wert  annimmt. 
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Tabelle  VUL 


Spes. 

Spes. 

Spes. 

Material 

WidoTBUnd 

warme 

Gewicht 

A 

B 

Q  mjmm* 

e 

r 

Konstantan    .    .    . 

0,60 

0,10 

8,8 

16,6 

3,35 

Kruppin     .... 

0,85 

0,12 

8,1 

18 

6,2 

Eisen 

ca.  0,13 

0,11 

ca.  7,8 

16 

0,95 

Manganin  .    .    .    : 

0,42 

-^ 

— 

— 

— 

Manganstahl      .    . 

0,68 



— 

— 

— 

Neusilber  .... 

0,3—0,4 

0,095 

8,5 

16 

2,2—2,9 

Nickelin  I  (hart)  . 

0,43 

0,095 

'       8,9 

16 

3,15 

Nickelin  II    .    .    . 

0,33 

0,095 

8,1 

14,5 

2,4 

Platinoid    .... 

0,47 

— 

— 

Rheotan     .... 

1,00 

— 

— 

— 



Die  Dimensionierung  der  Widerstände  für  ein  gegebenes  Wider- 
standsmaterial, d.  h.  die  Festsetzung  von  Querschnitt  und  Länge, 
wird  bedingt  durch  die  zulässige  Erwännung;  durch  diese  wird 
der  Querschnitt  des  Drahtes  für  die  maximale  Stromstärke,  welche 
natürlich  stets  gegeben  sein  muß,  und  hiermit  auch  die  zu  ver- 
wendende Länge  bestimmt.  Vor  allem  ist  hierbei  zu  unterscheiden 
zwischen  Widerständen  für  dauernde  Einschaltung  und  solchen, 
welche  nur  periodisch  für  kurze  Zeit  benutzt  werden. 

Wird  ein  Widerstand  dauernd  von  Strom  durchflössen,  so  wird 
ein  Gleichgewichtszustand  und  konstante  Temperatur  eintreten, 
wenn  die  von  der  Drahtoberfläche  pro  Zeiteinheit  abgegebene 
Wärmemenge  gleich  dem  zugeführten  Effekt  geworden  ist: 


10'a'LüT=  0,2i  J^  —  Q 


(168) 


a  =  Wärmeabgabekoeffizient,  d.  h.  die  in  1  Sekunde  pro  cm* 
Oberfläche  und  1  Grad  Temperaturunterschied  abgegebene 
Wärmemenge  in  gr.  cal. 

L  =  Gesamtlänge  des  Drahtes  in  m. 

ü  =  Umfang  des  Drahtes  in  mm. 

q  =  Querschnitt  in  mm^ 

T  =  Temperaturerhöhung  in  Grad  C. 

Die  zulässige  Stromdichte  y  =  —  ergibt  sich  aus  dieser  Formel  zu 


y^v? (-) 
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Diese  wird  also  um  so  größer,  je  größer  das  Verhältnis  —  wird. 

Man  wird  daher  das  Material  am  besten  ausnutzen  können, 
wenn  man  die  Widerstände  in  Bandform  ausführt,  da  für  lang- 
gestreckten rechteckigen  Querschnitt  — -  am  größten  wird.  Nament- 
lich  sind   auch  Bänder   aus  Drahtgaze   in  dieser  Hinsicht  günstig. 

Für  Drähte  mit  kreisförmigem  Querschnitt  erhalten  wir 

^=vw^yi (>'«) 

oder  J=E'V2>8 (171) 


=  10Vhy- (172) 


und  K 

Q 

Aus  Gl.  169  geht  hervor,  daß  für  eine  bestimmte  Querschnitts- 
form die  zulässige  Stromdichte  um  so  kleiner  ist,  je  größer  der 
Querschnitt  ist. 

Der  Koeffizient  der  Wärmeabgabe  h  hängt  vor  allem  von  der 
Art  und  Weise  ab,  wie  die  Drähte  oder  Bänder  angeordnet  und 
eingebaut  sind.  Sind  die  Widerstände  in  Kasten  eingesetzt,  so 
ist  die  Anzahl  Watt,  welche  sie  aufnehmen  können,  wesentlich 
durch  die  Kastenoberfläche  bedingt.  Ingenieur  J.  Klöckner,  Köln, 
dimensioniert  die  Kasten  seiner  Regulierwiderstände,  welche  seitlich 
mit  Luftschlitzen  versehen  sind,  so,  daß  auf  ^/g  Watt  1  cm*  Kühl- 
fläche kommt.  Sind  die  Widerstände  gänzlich  eingeschlossen,  so  daß 
keine  Luftzirkulation  stattfinden  kann,  so  muß  man  natürlich  be- 
deutend unter  diesem  Wert  bleiben. 

Ferner  ist  die  gegenseitige  Lage  der  Drähte  oder  Bänder  und 
speziell  für  Drahtwiderstände  die  Art  und  Weise,  wie  die  Spiralen 
gewickelt  sind,  von  Einfluß  auf  die  Wärmeabgabekoeffizienten.  Als 
günstigster  Abstand  zweier  Spiralgänge  ist  verschiedentlich  experi- 
mentell der  doppelte  Drahtdurchmesser  festgestellt  worden;  als  Spiral- 
durchmesser wählt  man  nach  Versuchen  von  V.  Z  in  gier  ^)  am  zweck- 
mäßigsten: 


Drahtdnrchmesser 

Dorndurchmesser 

1  mm 
1    — 1,6  mm 
1,5-2,0     „ 
2,0-2,5     „ 
2,5—3,5     „ 

8/  // 

1/  "   ^  8/  f 

■''/."'• 

*)  The  Electrical  Eeview.     Bd.  41,  S.  396. 
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Der  Koeffizient  der  Wärmeabgabe  ist,  wie  aus  dem  Vorhergehen- 
den erhellt,  keine  Konstante;  die  zulässige  Materialbeanspruchung 
muß  daher  für  jede  Widerstandstype  experimentell  festgestellt  werden. 

Nach  Versuchen  von  Erlacher^)  kann  man  für  runden  Quer- 
schnitt setzen 

bei  ausgezeichneter  Ventilation   Z'=0,4lT/— (173) 

und  bei  schlechter  Ventilation     £'=0,371/— (174) 

Die  zulässige  Temperaturerhöhung  T  ist  bedingt  durch  Art 
und  Ort  der  Aufstellung  des  Widerstands,  durch  das  Material,  aus 
dem  die  einzelnen  Teile  des  Apparates  bestehen,  und  vor  allem 
durch  dessen  konstruktiven  Aufbau.  Von  Wichtigkeit  ist  dabei 
namentlich,  ob  die  Widerstände  aus  frei  gespannten  Spiralen  oder 
Bändern  bestehen,  oder  ob  dieselben  auf  gerillten  Porzellanzylindem 
oder  sonst  irgendwie  so  befestigt  sind,  daß  die  gegenseitige  Lage 
der  Drähte  gesichert  ist. 

Erlacher  gibt  folgende  zulässige  Temperaturen  an:  für  ein- 
fache Anlasser  mit  dem  Widerstand  auf  Porzellanzylinder  gewickelt 
bis  460^0,  mit  dem  Widerstand  in  Spiralen  gewickelt  bis  300**  C; 
für  Umkehranlasser  und  Geschwindigkeitsregler  im  Hauptkreis  mit 
dem  Widerstand  auf  Porzellanzylindern  bis  300®  C,  mit  dem  Wider- 
stand in  Spiralen  200®  C;  für  Nebenschlußregulatoren  allgemein 
100®  C. 

Bei  Widerständen  für  kurze  Dauer  der  Belastung  kommt 
außer  den  genannten  Gesichtspunkten  hauptsächlich  die  Wärme- 
aufnahme des  Widerstandsmaterials  und  seiner  nächsten  Umgebung 
in  Betracht.  Hier  werden  also  Widerstände  mit  großer  Wärme- 
kapazität von  Vorteil  sein.  Man  wickelt  deshalb  zweckmäßig  die 
Spulen  auf  Porzellanzylinder  oder  bettet  das  Widerstandsmaterial 
in  eine  Emailschicht  ein,  welche  auf  eine  gerippte  Eisenplatte  auf- 
gebracht ist. 

Namentlich  diese  letzteren  gestatten  eine  vorzügliche  Aus- 
nützung des  Materials.  Nach  Angaben  von  Dr.  M.  Levy*)  kann 
man  erreichen 

für  Anlaßwiderstände     4 — 5  Watt  pro  cm*  Plattenfläche 
„    Dauerbelastung  ca.        1      „        „      „  „ 

Zur  Erhöhung  der  Wärmekapazität  werden  die  Wider- 
standsrahmen in  manchen  Fällen  auch  in  Öl  eingetaucht,  wodurch 

*)  ETZ  1902,  S.  405. 
«)  ETZ  1899,  S.  677. 
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ebenfalls  eine  bedeutend  höhere  Belastungsfähigkeit  für  kurze  Be- 
lastungsdauer erreicht  wird. 

Wie  wir  im  Bd.  I,  S.  732  erörtert  haben,  wird  die  Temperatur- 
erhöhung t  eines  Körpers  z  sec  nach  Anfang  der  Wärmeerzeugung 
durch  die  Gleichung 

t  =  T\l—e''zj (175) 

gegeben.  Es  ist  T  die  höchste  erst  nach  einer  unendlichen  Zeit 
erreichbare  Temperatur  und  Z  die  Zeitkonstante.  Letztere  stellt 
die  Zeit  dar,  in  welcher  der  Körper  sich  um  T^  erwärmen  würde, 
wenn  keine  Wärmeabgabe  stattfände.  In  Fig.  396  ist  f  {t,  z)  auf- 
getragen, und  zwar  ist  der  Maßstab  dieser  Kurve  so  gewählt,  daß 
r=  1  und  Z=\  genommen  ist.  Sind  Z  und  T  bekannt,  so  ist 
aus  dieser  Kurve  leicht  die  Temperaturerhöhung  nach  einer  be- 
stimmten Zeit  zu  finden.  Ist  z.  B.  Z=4sec  und  T=  100^  so  finden 
wir,  daß  nach  einer  Zeit  0,5  Z=2  sec  die  Temperaturerhöhung  rund 
0,4  T=  40^0  ist.  Nach  einer  Zeit  z^^Z  wird  die  Temperatur- 
erhöhung allgemein  rund  0,63  T^ 


i^g    9,ä    06    tu    /,0    1,2    U    19    li    2j- 

Fig.  396. 


Die  Kurve  ist  somit  leicht  zu  benützen,  wenn  man  Z  und  T 
kennt.  Für  Widerstandsdrähte  von  rundem  Querschnitt,  deren 
Wärmekapazität  nicht  künstlich  erhöht  ist,  läßt  sich  für  Z  und  T 
eine  einfache  Formel  ableiten. 

Nach  Bd.  I,  S.  732  ist 


Betzt  man 


und 


Q  =  0,24  J^E  =  0,24.  J^-^ 
0  =  Lqy, 
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SO  wird 


Weiter  ist  nach  Gl.  l7l  und  174 


Q 

Hieraus  folgt 


Jl  und  174 

j=  0,31  y-Vb*. 


a) 


"'-1^4" (•") 


Setzt  man  diesen  Wert  von  f— ]    in   die  Gl.  176    ein,   so    er- 
hält man 


-2 


n^ D  =  AD (178) 

160,24  0,37«  ^       ^ 

Aus  Gl.  174  erhält  man  weiter 

^=0,37«^==^^ ^^'^^^ 

Die  Konstanten  A  und  B  sind  in  die  Tabelle  VIII,  S.  438  ein- 
getragen. 

Ein  Beispiel  möge  den  Berechnungsgang  erläutern.  !£&  wird  ge- 
fragt: wie  lange  darf  man  eine  Nickelinspirale  (Qual.  II)  von  4  mm 
Drahtdurchmesser  mit  100  Amp.  belasten,  ohne  daß  die  Temperatur- 
erhöhung 100**  C  überschreitet. 

Aus  der  Gleichung: 

J=  K^/D^  100  =  K^/'^^ 

finden  wir  Ä=12,5  und  somit 

r=5ir«  =  2,4- 12,5*=  375®  C, 
Z=AD=  14,5  •  4  =  58  sec. 

Es  ist  100®  C  =  0,267 -375  =  0,267  T.  Diese  Temperatur  wird 
erreicht  nach  einer  Zeit  (aus  Kurve  Fig.  396)  r  =  0,32 -Zs^  0,32 -58 
=  18,5  sec. 

Im  allgemeinen  läßt  sich  diese  Zeit  nicht  so  leicht  bestimmen. 
Auch  wird  man  nach  der  abgeleiteten  Methode  nur  annähernd  rich- 
tige Werte  bekommen,  da  die  Abkühlung  nicht  nur  vom  Draht- 
durchmesser, sondern  auch  vom  Spiraldurchmesser  und  von  der 
Größe  des  Kastens  abhängig  ist.  Man  wird  somit  nur  dann  richtige 
Resultate  erhalten ,  wenn  man  die  Kurve  /  (f,  z)  an  dem  fertigen 
Apparat  experimentell  aufnimmt. 

Wir  wollen  jetzt  noch  die  Frage  erörtern,  wie  sich  bei  Anlassem 
mit  frei  tragenden  Spiralen  das  Gewicht  des  Widerstandes  pro  PS 
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mit  der  Leistung  und  der  Stromstärke  ändert.     Wir  können  hier 
natürlich  nur  solche  Anlasser  vergleichen,  die  gleichartig,  d.  h.  mit 
gleicher  Beanspruchung  und  Abstufung  gebaut  sind. 
Wir  nehmen  an,  daß  die  Gleichung 


J=Ä'VF» 


Giltigkeit  hat.     Es  wird  dann 


„       L 


4  ~         4\K. 
0  =  Lqy; 


G  =  Eq-f; 


und  somit 


Es  wird  somit 


«=i(f)'(3'f-[(Tr(?)*f]-*— ^- 

(180) 


Ä-v' 


Hieraus  geht  hervor,  daß  bei  gleichbleibender  Leistung  das 
Gewicht  pro  PS  um  so  kleiner  ist,  je  höher  die  Spannung  ist,  und 
daß  femer  bei  zunehmender  Leistung  und  gleichbleibender  Spannung 
das  Gewicht  pro  PS  abnimmt. 

Dr.  Martin  Kalimann  beschreibt  in  der  ETZ  1907,  S.  495 
einen  neuen  Anlaßwiderstand  für  kleinere  Motoren.  Dieser  beruht 
auf  der  Eigenschaft  des  Eisens,  bei  Rotglut  einen  bis  etwa  acht- 
mal so  großen  Widerstand  zu  haben,  wie  in  kaltem  Zustande.  Als 
Widerstandselemente  verwendet  er  Eisendrähte  oder  -bänder,  welche 
in  eine  mit  Wasserstoff  von  bestimmtem 
Druck  gefüllte  Glocke  eingeschlossen  sind. 
Ein  solches  Element  wird  als  Variator  be- 
zeichnet. Wasserstoff  wird  deshalb  gewählt, 
weil  er  das  Eisen  vor  Verbrennen  schützt  und 
zugleich  die  Wärme  gut  leitet. 

Fig.  397  zeigt  für  einen  Variator  die 
Abhängigkeit  der  Spannung  von  der  Strom- 
stärke. Bei  der  Verwendung  des  Variators  als 
Anlaßwiderstand  wird  er  durch  Zuführung  eines 
großen  Stromes  in  sehr  kurzer  Zeit  (weniger  9  i  ^ 
als    0,25    sec)    in    Rotglut    gebracht,    wobei  Fig.  397. 


5» 


U 


2$ 


3Amp 
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er  seinen  großen  Widerstand  annimmt.  Hierbei  darf  der  Anker  mit 
dem  Variator  in  Reihe  geschaltet  sein,  da  der  Stromstoß  so  kurz 
dauert,  daß  der  Anker  nicht  gefährdet  wird.  Der  Motor  läuft  jetzt 
mit  großem  vorgeschaltetem  Widerstand  an.  Es  sinkt  hierbei  die 
Spannung  an  den  Widerstandsklemmen  und  der  Variator  reguliert 
die  Stromaufnahme  nach  Fig.  397  ein,  wobei  die  Stromstärke 
über  einem  großen  Bereich  nahezu  konstant  bleibt. 

In  der  Praxis  werden  zwei  Variatoren  mit  einem  gewöhnlichen 
Widerstand  hintereinander  geschaltet.  Auf  der  ersten  Schaltstufe 
wird  diese  Kombination  mit  dem  Anker  in  Reihe  auf  das  Netz  ge- 
schaltet, auf  der  zweiten  Stufe  wird  ein  Variator  und  der  Wider- 
stand abgeschaltet,  während  auf  der  dritten  Stufe  der  zweite  Variator 
abgeschaltet  wird. 

89.  Flfissigkeitswiderstande. 

Zum  Anlassen  größerer  Motoren  verwendet  man  häufig  Flüssig- 
keitswiderstände. Dieselben  bestehen  meist  aus  einem  eisernen 
Trog,  welcher  mit  Schwefelsäure-,  Kochsalz-,  Soda-  oder  Pottasche- 
lösung gefüllt  ist,  und  in  den  eine  Elektrode,  welche  meist  aus 
Eisen  besteht,  allmählich  eingetaucht  werden  kann;  als  zweite 
Elektrode  dient  die  Gefäßwand.  Nachdem  der  Motor  die  volle 
Tourenzahl  erreicht  hat,  werden  die  beiden  Elektroden  kurz- 
geschlossen. 

Der  Widerstand  des  Apparates  ist  von  der  Zusammensetzung 
der  Flüssigkeit,  von  der  eingetauchten  Elektrodenfläche  und  von 
der  Entfernung  der  beiden  Elektroden  abhängig;  er  kann  durch 
Änderung  der  Sättigung  der  Flüssigkeit  in  weiten  Grenzen  geändert 
werden.  Die  Elektroden-Dimensionen  und  das  Sättigungsverhältnis, 
welche  den  richtigen  Widerstand  ergeben,  sind  durch  Versuche  fest- 
zustellen.^) Zu  beachten  ist,  daß  ein  einmal  eingestellter  Widerstand 
sich  durch  elektrolytische  Wirkungen  stark  ändern  kann. 

In  der  Möglichkeit,  den  Widerstand  durch  allmähliches  Ein- 
tauchen der  einen  Elektrode  vollständig  gleichmäßig  zu  ändern, 
besteht  der  Vorteil  der  Apparate. 

Auch  zu  Versuchszwecken  finden  Flüssigkeitswiderstände  als 
Ballastwiderstände  Anwendung.  Man  wählt  hierbei  die  Stromdichte 
an  den  Elektroden  zu  0,3 — 0,4  Amp./cm*  und  eine  Flüssigkeits- 
menge von  7  1  für  ein  aufzunehmendes  KW. 


')  Siehe  auch  Dr.  F.  Niethammer,   Über  Flüssigkeitsanlasser.     Z.  f.  £. 
1904,  S.  35. 
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90.    Das   Ausschalten    der    Erregerwicklung.    —    91.  Begulierwid erstände    für 
Nebenschlußgeneratoren.  —   92.  Widerstandsapparate  für  Motoren  ohne   Um- 
kehrung der  Drehrichtung.  —  93.  Widerstandsapparate  für  Motoren  mit  Um- 
kehrung  der  Drehrichtung. 

90.  Das  Ausschalten  der  Erregerwicklimg. 

Was  die  Art,  wie  die  Anlaß-  und  Regulierwiderstände  mitein- 
ander und  mit  den  Maschinen,  zu  welchen  sie  gehören,  zu  ver- 
binden sind,  betrifft,  so  gibt  hier  hauptsächlich  ein  Punkt  zu  be- 
sonderen Bemerkungen  Anlaß.  Es  ist  dies-  die  Anordnung  der 
Schaltung  mit  Hücksicht  auf  das  Ausschalten  der  Erregerwicklung 
bei  Nebenschlußmaschinen. 

Wird   bei   einer  größeren  Maschine  mit  vielen  Feldwindungen 

diese   plötzlich  vollständig  abgeschaltet,    so  daß  der  Strom  in  sehr 

kurzer  Zeit  von  seiner  normalen  Stärke  auf  Null  zurückgehen  muß, 

di 
so    kann    die    entstehende    hohe    Selbstinduktionsspannung    L  •  — 

ein  Durchschlagen  der  Isolation  veranlassen.  Um  dieser  Gefahr 
zu  begegnen,  kann  man  verschiedene  Wege  einschlagen. 

Man  gebraucht  z.  B.  einen  Ausschalter  mit  zwei  Kohlenkontakten 
und  zieht,  indem  man  diese  langsam  voneinander  entfernt,  einen 
Lichtbogen,  in  welchem  die  Feldenergie  vernichtet  wird.  Dieser 
Ausschalter  kann  mit  dem  Organe,  das  den  Regnilierwiderstand  ein- 
stellt, z.  B.  einer  Kurbel  mit  Schneckengetriebe  derart  verbunden 
werden,  daß  beim  Drehen  der  Kurbel,  nachdem  der  ganze  Wider- 
stand vorgeschaltet  ist,  zuletzt  die  beiden  Kohlen  auseinander  ge- 
zogen werden. 

Ferner  werden  mit  Rücksicht  auf  diesen  Punkt  in  vielen  Fällen 
besondere  Anordnungen  der  Schaltung  angewandt.  Es  werden 
entweder  Widerstände  vorgesehen,  welche  vor  Unterbrechung  des 
Erregerkreises  vor  die  Feldwicklung  geschaltet  werden,  um  die 
Stromstärke  zu  verringern,  oder  man  setzt  die  Energie  des  ver- 
schwindenden  Feldes   irgendwie   in  Stromwärme   um.     Dies   kann 
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in  der  Erregerwicklong  selbst  geschehen,  indem  sie  in  sich  ge- 
schlossen wird,  oder  es  kann  hieiffir  ein  besonderer  Stromkreis 
angewendet  werden,  indem  man  z.  B.  nnter  den  Erregerspnlen 
direkt  anf  dem  Magnetkern  eine  Hülse  ans  Kupferblech  anordnet 
oder  eine  etwa  vorhandene  Hanptschlofiwicklong  vor  dem  Abschalten 
der  Nebenscblofiwicklnng  in  sich  knrzschliefit. 

Fig.  398  bis  401  zeigen  einige  besondere  Schaltungen  zur  Ab- 
schaltung der  Erregung. 


M53?'>\ 


Fig.  398. 
AnBSchalter  der  Erreger  w  ickltmg. 


Fig.  399. 
Schalter  zu  Schema  Fig. 


Fig.  400. 
Aasschalter  der  Erregerwicklung. 


Fig.  401. 
Schalter  der  General  Electric  Co. 


Nach  der  Anordnung  Fig.  398^)  wird  kurz  vor  dem  Abschalten 
parallel  zur  Erregerwicklung  W^  ein  induktionsfreier  Widerstand  W^  ge- 
schaltet. Die  Schalter  A^  und  A^  werden  dabei  derart  an  einem  Hand- 
griff vereinigt  (Fig.  399),  daß  Schalter  -4^  durch  eine  hierauf  ein- 
gestellte Feder  in  dem  Augenblick  zum  Ausschnappen  gebracht 
wird,  in  welchem  Schalter  A^  geschlossen  ist. 

')  Hermann  Müller,  Vorrichtung  zum  Ausschalten  von  Widerständen 
mit  hoher  Selbstinduktion.     ETZ  1894,    S.  136. 
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Nach  der  Anordnung  Fig.  400^)  schaltet  man  vor  die  Erreger- 
wicklung erst  einen  induktionsfreien  Widerstand  TT,  schließt  sie 
dann  kurz  und  schaltet  ab.  Diese  Anordnung  hat  den  Vorteil,  daß 
der  auszuschaltende  Strom  kleiner  wird  als  bei  der  ersten  Schaltung. 

Die  General  Electric  Comp.*)  (Fig.  401)  baut  ihre  Schalter 
für  Motoren  so,  daß  beim  Abschalten  des  Netzes  Anker-  und 
Magnetwicklung  zunächst  in  sich  kurzgeschlossen  bleiben  und  bei 
Weiterbewegung  des  Schalters  voneinander  getrennt  werden. 

91p  Regulierwiderstande  fflr  Nebenschloßgeneratoren. 

Das  Schema  Fig.  402  zeigt  die  Schaltung  eines  Nebenscbluß- 
regulators.^ 

Die  Erregerwicklung 
wird  nicht  abgeschaltet,  son- 
dern, wenn  der  Kontakthebel 
des  Regulators  auf  der  äußer- 
sten Stellung  angelangt  ist, 
kurzgeschlossen.  Analog  dem 
Schema  Fig.  402  gestaltet  sich 
die  Schaltung,  wenn  die  Er- 
regung direkt  an  den  Sam- 
melschienen liegt;  man  hat 
sich  nur  in  Fig.  402  den 
Anker  wegzudenken. 

Eüne  feinere  Regulierung 
läßt  sich  durch  Anordnung 
von  zwei  Schalthebeln 
erreichen,  welche  von- 
einander isoliert  auf  der- 
selben Achse  sitzen  (Fig. 
403)*).  Der  Strom  tritt 
durch  den  einen  Hebel 
in  die  Widerstandsspira- 
len ein  und  durch  den 
andern  aus.  Die  Anord- 
nung     bietet      dieselben    Fig.  403.  Eegtdierwiderstand  mit  zwei  Schalthebeln. 


Fig.  402.     Begnlierwiderstand  für  einen 
Nebenschlußgenerator. 


»)  ETZ  1894,  S.  229  (C.L.E.E.  Menges). 

*)  Niethammer,  Elektrische  Maschinen  und  Anlagen.  Bd.  in. 

*)  Ernst  Egger,  Auschaltung  von  Widerständen  mit  hoher  Selbst- 
induktion.   ETZ  1894,    S.  453. 

^)  Martin  Kallmann,  Begulierapparate  für  elektrische  Zentralanlagen. 
ETZ  1894,   S.  275. 
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Vorteile  wie  zwei  hintereinander  geschaltete  Regulierwiderstände, 
indem  zur  Regulierung  zwei  Punkte  zur  Verfügung  stehen  und  jedes 
Stück  des  Widerstandes,  welches  man  zwischen  die  beiden  Kontakte 
bringen  kann,  zur  Einstellung  benutzbar  ist.  Bringt  man  an  einem 
Ende  des  Widerstandes  ein  paar  Stufen  mit  feinerer  Teilung  an,  so 
wird  die  Regulierung  sehr  genau  und  man  kann  außerdem  noch 
die  Zahl  der  Stufen  verringern.  Auch  bei  dieser  Schaltung  kann 
man  nach  der  in  der  Figur  angedeuteten  Weise  einen  Kontakt  0 
zum  Kurzschließen  der  Erregerwicklung  anordnen. 

Weit  mannigfaltiger  als  für  Generatoren  sind  die  Anord- 
nungen der  Schalter  für  Motoren.  Zu  den  einfachen  Schaltern 
für  eine  Drehrichtung  kommen  hier  noch  die  Apparate  für  Um- 
kehrung der  Bewegung  hinzu. 


92.  Widerstandsapparate  für  Motoren  ohne  Umkehrung  der 

Drehrichtung« 

a)  Für  Nebenschlußmotoren.  Fig.  404^)  zeigt  einen  ein- 
fachen Anlasser.  Die  Erregung  wird  hier  nicht  ausgeschaltet,  sondern 
jeweils  durch  Anker  und  Anlaßwiderstand  geschlossen.  Hier  ist 
jedoch  im  Betriebszustand  der  Anlasser  in  den  Erregerkreis  ein- 
geschaltet. 


-kvwwwwwT   y 

Feld. 


Fig.  404.    Anlasserschaltung  für  Neben- 
schlußmotoren ohne  Feldunterbrechung. 


Fig.  405.     Anlasser 
von  F.  Klöckner,  Köln. 


Dies  läßt  sich  durch  die  Schaltung  Fig.  406  umgehen. 
Ist  der  Anlasser  ausgeschaltet,  so  befindet  sich  der  Hebel  auf 
dem  Kontaktknopf  7    und    berührt   zu  gleicher  Zeit    den  Knopf  8, 


1)  Fischer-Hinnen,  ETZ  1898,  S.  93 
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durch  die  besondere  Verbindung  2 — 7  wird  jetzt  der  Feldwicklung 

direkt  Strom  zugeführt. 

Will  man  bei  größeren  Stromstär- 
ken den  Strom  nicht  durch  den  Dreh- 
punkt des  Kontakthebels  gehen  lassen, 
so  ist  noch  eine  weitere  Schleifschiene 
anzubringen  (Fig.  406). 


OSUllUnq. 


Fig.  406.    Anlaßapparat  für 
größere  Stromstärken. 


Fig.  407.    Kombinierter  Anlaß-  und  Begolier- 
widerstand  für  Nebenschlußmotoren. 


Fig.  407  zeigt  einen  Anlasser  mit  Regulierwiderstand  für  den 
Erregerstrom  (A.  E.  G.  Berlin).     Der  Erregerstrom  wird  durch   den 
Vorschaltwiderstand    r^    ge- 
schwächt,   bevor   die  Wick- 
lung abgeschaltet  wird. 

Nach  der  Anordnung 
Fig.  408  (Patent  Siemens 
&  Halske)  werden  die  Schal- 
ter a  und  b  automatisch  vom 
Schalthebel  betätigt,  und  zwar 
wird  beim  Bremsen  Schalter  h 
geöffnet  und  a  geschlossen, 
während  beim  Anlassen  a 
geöffnet  und  h  geschlossen  ist. 

Es    erübrigt    noch    auf 
die  Schaltungen  der  Anlasser,    welche  mit  Maximal-  und  Minimal- 
ausschalter versehen  sind,  hinzuweisen. 

Fig.  409  zeigt  eine  Ausführung  von  Ingenieur  F.  Klöckner, 
bei   welcher   der   Motor   automatisch   abgestellt    wird,    sobald   der 

Arnold,  Oleichaürommaschine.  II.   2.  AufL  29 


Fig.  408.    Anlaß-  und  Bremsapparat 
(Patent  Siemens  &  Halske). 


Digitized  by 


Google 


450 


Einandzwanzlgstes  Kapitel. 


Motorstrom  zu  hoch  oder  der  Nebenschlußstrom  unterbrochen  wird« 
Der  Elektromagnet  Ä  liegt  im  Hauptstromkreis,  während  der  Elektro- 
magnet B  sich  im  Nebenschlußkreis  befindet.  Der  Schalterhebel 
wird  derartig  von  einer  Spiralfeder  beeinflaßt,  daß  er  zurückschnappt, 
sobald  er  nicht  mehr  festgehalten  wird.  In  der  Laufstellung  wird 
der  Hebel  durch  den  Elektromagneten  B  festgehalten.  Wird  der 
Nebenschlußkreis  unterbrochen,  so  wird  B  stromlos  und  der  Hebel 
schnellt  zurück.  Wurd  der  Hauptstrom  zu  groß,  so  zieht  Ä  seinen 
Anker  an  und  schaltet  die  Wicklung  von  B  kurz,  B  wird  stromlos 
und  der  Schalthebel  wird  auf  die  Nullstellung  gezogen. 

Fig.  410  zeigt  eine  Anord- 
nung von  Trudelle, ^)  bei  wel- 
cher ebenfalls  eine  Sicherung 
des  Motors  gegen  zu  großen 
Strom  und  Unterbrechung  des 
Nebenschlußkreises    stattfindet. 


Fig.  409.     Automatischer  Schalter 
von  F.  Klöckner. 


Automatischer  Schalter 
von  Trudelle. 


Der  Elektromagnet,  welcher  den  Hebel  festhält,  erhält  hier  eine 
Hauptschluß-  und  Nebenschlußwicklung,  deren  magnetisierende 
Wirkungen  einander  entgegenwirken  und  so  gerichtet  sind,  daß  die 
vom  Nebenschlußstrom  erzeugte  Wirkung  eine  anziehende  ist.  Die 
Wicklungen  sind  so  bemessen,  daß  wenn  der  Hauptstrom  zu  sehr 
anwächst,  die  magnetisicrenden  Wirkungen  einander  aufheben,  so  daß 
der  Hebel  zurückschnappt.  Dies  geschieht  auch,  sobald  die  Wick- 
lung im  Nebenschlußkreis  stromlos  wird.  Um  den  Motor  still  zu 
setzen,  braucht  man  nur  auf  den  Knopf  Ä  zu  drücken,  wodurch 
die  Wicklung  im  Nebenschlußkreis  kurzgeschlossen  und  strom- 
los wird. 


^)  Z.  f.  E.  1905,  S.  298. 
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Zum  Anlassen  von  Aufzugsmotoren  und  allgemein  zum  An- 
lassen von  Motoren  aus  der  Ferne,  hat  man  verschiedene  Selbst- 
anlasser ausgebildet.  Diese  lassen  sich  im  wesentlichen  einteilen  in 
solche,  bei  welchen  Gewichte  oder  Hilfsmotoren  die  Steuerung  des 
Anlassers  besorgen  und  in  die  sog.  Relaisanlasser.  Erstere  bieten 
bezüglich  der  Schaltung  wenig  neues. 


Fig.  411.     Belaisanlasser. 


Fig.  411^)  Stellt  die  Schaltung  eines  Relaisanlassers  dar.  Die 
Wirkungsweise  dieses  Anlassers  ist  die  folgende.  Schließt  man  die 
Schalter  A^  und  A^^  so  erhalten  die  Relais  E^,  R^,  R^  Strom  und 
ziehen  ihre  Anker  hoch;  dadurch  wird  ein  Stromkreis  geschlossen, 
durch  welchen  das  Relais  JB^  Strom  erhält  (Jl^,  P,  p,  a,  &,  c,  d,  e,  /*, 
7,  8,  Q,  ^2).  Dieses  zieht  jetzt  seinen  Anker  an  und  schließt  den 
Hauptkreis  des  Motors,  zu  gleicher  Zeit  schließt  es  einen  neuen 
Weg  für  den  Magnetisierungsstrom  des  Relais  JB^  (A^^  P,  p,  n,  w,  t,  7,  8, 
Q,  A^),  so  daß  jetzt  auch  beim  Herabfallen  der  Anker  der  Relais  R^, 
R^  und  P3  das  Relais  R^  dauernd  unter  Strom  bleibt.  Die  Wick- 
lungen der  Relais  P^,  R^,  R^  liegen  hintereinander  an  den  Klemmen 
des  Anlaßwiderstandes.  Da  beim  Anlassen  die  Klemmenspannung 
stetig  wächst,  so  nimmt  die  Spannung  an  den  Anlaßklemmen  stetig 
ab.  Wird  eine  bestimmte  Spannung  an  den  Anlaßklemmen  unter- 
schritten, so  läßt  das  Relais  R^  seinen  Anker  fallen  und  schließt  da- 
durch   die    erste  W^iderstandsstufe    kurz.     Sinkt    die  Spannung   an 

^)  J.  Jessen,  Ein  neuer  Selbstanlasser.     ETZ  1905,  S.  809. 
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den  Anlaßklemmen  noch  mehr,  so  läßt  B^  und  schließlich  anch  R^ 
seinen  Anker  fallen,  so  daß  am  Ende  der  ganze  Widerstand  kurz- 
geschlossen ist.  Beim  Abstellen  des  Motors  öffnet  man  die  Schalter  A^ 
und  Ä^ ;  der  Anker  des  Relais  B^  fällt  herunter  und  die  Relais  sind 
wieder  zum  Anlassen  bereit. 

b)  Für  Hauptschlußmotoren.     Fig.  412  zeigt  einen  Anlasser 
mit  selbsttätiger  Ausschaltung  für  Hauptschlußmotoren.  Der  Anlasser- 


Fig.  412.     Anlasser  mit  selbsttätiger  Ausschaltung  für  Hauptschlußmotoren. 

hebel  Ä   wird   hier   entgegen  der  Federkraft,    die  ihn  in  die  Null- 
stellung zu  ziehen  sucht,   durch  einen  in  ein  Sperrad  eingreifenden 

Zahn  des  Hebels  H  festgehalten. 
Wird  der  Strom  ausgeschaltet,  so 
läßt  der  Magnet  M  den  Hebel  H  los 
und  der  Zahn  wird  durch  die  Feder 
F  aus  dem  Sperrad  herausgezogen, 
so  daß  der  Schalter  in  die  Null- 
stellung zurückschnellt.  Wird  der 
Strom  zu  stark,  so  schließt  der  Hebel 
K  einen  Teil  der  Wicklung  von  M 
kurz,  so  daß  die  Feder  F  zur  Wir- 
kung kommt  und  der  Anlaßhebel  los- 
gelassen wird. 

Von     Schaltungen     für    Haupt- 
strommotoren   hat    noch    Fig.  413*) 
Interesse.      Der   gleiche   Widerstand 
dient   als   Vorschaltwiderstand   und    Magnetregulator.     Die   beiden 
Hebel  können  beliebige  Stellungen   annehmen.     Ist   ein  Kontroll  er 
vorhanden,    so   legt  man  natürlich  die  Verbindungen  so,  daß  Vor- 


Fig.  413.     Vereinigung  von  Vor- 
schalt- und  Regulierwiderstand  bei 
Hauptschlußmotoren. 


^)  Niethammer,  Elektrisch  betriebene  Hebeseuge,  S.  209. 
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schalt-  und  Regnlierwiderstand  durch  denselben  Schalthebel  betätigt 
werden;   dann   wird   jeweils   unter   der   normalen   Tourenzahl   der 


Fig.  414.     Kontrollerschema  für  Schaltung  Fig.  418. 

Widerstand  als  Vorschaltwiderstand  und  über  der  normalen  als 
Nebenschluß  benutzt.  Fig.  414  gibt  das  Kontrollerschema  für  diese 
Schaltung. 

93.  Widerstandsapparate  für  Motoren  mit  Umkehrung  der 

Drehrichtong. 

a)  Für  Nebenschlußmotoren.  Die  Apparate  zur  Änderung 
der  Drehrichtung  von  Nebenschlußmotoren  arbeiten  alle  mit  Strom- 
umkehr im  Anker;  die  Umschaltung  wird  daher  stets  am  Anlasser 
vorgenommen  (Wendeanlasser,  Umkehranlaßwiderstände). 

Wir  können  3  Hauptgruppen  unterscheiden: 

I.  Die  Erregung  liegt  direkt  am  Netz  ohne  Verbindung  mit 
der  Umkehrschaltung  und  bleibt  daher  bei  der  Umsteuerung  des 
Motors  stets  unter  voller  Spannung. 

II.  Die  Erregung  wird  zugleich  mit  dem  Anker  vom  Netz  ab- 
geschaltet;  Anker   und  Anlaßwiderstand  dienen  als  Ansgleichkreis. 

III.  Die  Erregung  wird  abgeschaltet.  Diese  Methode  wird  nur 
da  angewandt,  wo  besondere  Anordnungen  getroffen  sind,  um  das 
Abschalten  funkenfrei  zu  gestalten,  z.  B.  wenn  die  Motoren  mit  einer 
Kompoundanlaßwicklung  versehen  sind.  Man  kann  hier  das 
Abschalten  der  Nebenschlußwicklung  funkenfrei  machen,  indem  man 
die  Hauptschlußwicklung  vorher  in  sich  kurzschließt. 

Für  die  Schaltungsart  I  gibt  Fig.  415  ein  Schaltungsschema. 
Zum  Umkehren  der  Drehrichtung,  z.  B.  zum  Übergang  von  Links- 
gang zu  Rechtsgang,  wird  der  Schalthebel  von  der  Lauf  Stellung 
links  langsam  in  die  Laufstellung  rechts  gedreht.     Hierdurch  wird 
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zuerst  der  Anlaßwiderstand  vor  den  Motor  geschaltet,  so  daß  die 
Tourenzahl  sinkt.  Dann  gelangt  der  Hebel  in  die  Bremsstellung, 
in   welcher    der  Anker   über   den  halben  Anlaßwiderstand   in   sich 

geschlossen  ist.  Nachdem  der 
Motor  durch  die  Bremsung  zum 
Stillstand  gebracht  ist,  wird  der 
Hebel  weitergedreht,  so  daß  er 
in  die  Anlaßstellung  für  Rechts- 
gang kommt,  in  welcher  der 
Strom  über  den  Anlaßwider- 
stand in  umgekehrter  Richtung 
wie  bei  Linksgang  durch  den 
Anker  fließt.  Hierauf  wird  der 
Anlaßwiderstand  allmählich  aus- 
geschaltet, bis  der  Hebel  in  die 
Laufstellung  für  Rechtsgang  ge- 
langt ist. 

Zum  Ausschalten  wird  der 
Hebel  in  die  Bremsstellung  ge- 
dreht, wodurch  der  Anker  vom 
Netz  abgetrennt  wird;  falls  er 
vollständig  abgeschaltet  werden 
soll,  wird  auch  die  Erregung 
durch  den  Schalter  A^  A^,  der 
nach  dem  Müll  er 'sehen  System, 
Fig.  398  und  399,  S.  446  ausgeführt  ist,  unterbrochen. 

Für    diese  Anordnung    der  Anlaßapparate  spricht  die  Einfach- 
heit   des  Schalters.    Ferner   wird  dadurch,    daß  die  Erregung  stets 
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Fig.  415.     Umkehranlasser. 
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Fig.  416.     Schaltstufen  zur  Umsteuerung  eines  Nebenschlußmotors. 

voll  eingeschaltet  ist,  beim  Einschalten  des  Ankerstroms  sofort  ein 
starkes  Drehmoment  ausgeübt  und  außerdem  beim  Schließen  des 
Ankers  über  den  Anlaßwiderstand  eine  kräftige  Bremsung  ermöglicht. 
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Auf  der  andern  Seite  erfordert  die  Anordnung  einen  besonders  kon- 
struierten Ausschalter  für  die  Erregung,  und  der  Stromverbrauch  wird 
dadurch,  daß  die  Erregung  stets  eingeschaltet  ist,  etwas  vergrößert; 
dies  dürfte  jedoch  bei  den  Betrieben,  für  welche  Umkehranlasser 
Verwendung  finden,  als  nachteilig  kaum  in  Betracht  kommen. 

Ein  Beispiel  für  die  Schaltungsart  II  geben  die  Fig.  416  und  417. 

In  Fig.  416  sind  die  verschiedenen  Schaltstufen  schematisch  dar- 
gestellt, während  Fig.  417  den  zugehörigen  Schalter  zeigt. 

Es  ergeben  sich 
hier  folgende  Schalt- 
stufen : 

IVundIVa.  Lauf- 
stellung. Anlasser  A 
ausgeschaltet. 

m  und  III a.  An- 
laßstellung. Anlasser 
vorgeschaltet. 

II  und  IIa.  Aus- 
schaltstellung. Motor 
vom  Netz  abgeschaltet. 
Erregerwicklung  durch 
Anker  und  Anlaß  wider- 
stand kurzgeschlossen. 

I.  Bremsstellung. 
Anker  über  den  An- 
laßwiderstand kurzge- 
schlossen. 

Hier  wird  also  die  Er- 
regerwicklung E  beim 
Ausschalten  gleichzeitig 
mit  dem  Anker  vom 
Netz  abgetrennt.  In- 
folge davon  ist  die  Bremswirkung  schwächer  wie  bei  der  vorbeschrie* 
benen  Schaltung,  da  die  Maschine  sich  selbst  nur  schwach  erregt j 
andererseits  ist  allerdings  auch  eine  Beschädigung  des  Motors  durch 
zu  starkes  Anwachsen  des  Bremsstroms  hier  nicht  zu  befürchten. 
Ferner  wird  die  Anzugskraft  direkt  nach  dem  Einschalten  etwas 
geringer,  als  bei  der  erstbeschriebenen  Umsteuervorrichtung,  da  der 
E3rregerstrom  infolge  der  großen  Selbstinduktion  der  Feldwicklung 
nicht  sofort  seinen  vollen  Wert  annimmt.  Die  Umkehr  der  Dreh- 
richtung wird  daher  hier  etwas  mehr  Zeit  in  Anspruch  nehmen,  als 
bei  der  erstbeschriebenen  Anordnung. 


Umkehranlasser  von  F.  Klöckner,  Köln. 
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Fig.  418  gibt  ein  Bild  der  Schaltstafen  eines  Umkehranlassers 
der  Grappe  in  für  einen  Motor  mit  Komponndanlaßwicklung. 
Hier  wird  eine  große  Anzugskraft  nnd  starke  Bremswirkung  erzielt, 
ohne  daß  der  Nebenschluß  ständig  elugeschaltet  bleibt.  Der  Wider- 
stand W  wird  der  Magnetwicklung  F  nur  vorgeschaltet,  um  den 
Offnungsfunken  beim  Abschalten  zu  schwächen;  das  Kurzschließen 
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Fig.  418.     Schaltstafen  zur  Umsteuerung  eines  Nebenschlußmotors  mit 
Kompoundanlaßwicklung. 

der  Hauptstromwicklung  {B.S)  scheint  demnach  den  Öffnungsfunken 
nicht  vollständig  und  sicher  genug  zu  beseitigen.  Die  in  der  Figur 
dargestellten  Schaltstufen  sind  folgende: 

1.  Lauf  Stellung.     Hauptschluß  wicklung  kurzgeschlossen. 

2.  Hauptschluß  Wicklung  eio  geschaltet.    Anlasser  vorgeschaltet. 

3.  Bremsstellung.  Anker  über  den  Anlaßwiderstand  geschlossen. 

4.  Teil  des  Anlaßwiderstandes  ausgeschaltet.     Stärkere  Brems- 
wirkung. 
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5.  Hauptschlu£wicklung  kurzgeschlossen.     Widerstand  W  vor- 
geschaltet. 

6.  Erregerwicklung  abgeschaltet. 

7.  Erregerwicklung  kurzgeschlossen. 

8.  9,  10,  11  wie  6,  5,  4,  3. 

12.  Umkehrung  der  Drehrichtung.  Anlaßwiderstand  vorgeschaltet. 

13.  Anlaßwiderstand    abgeschaltet.     Hauptschlußwicklung  kurz- 
geschlossen.    Laufstellung. 


B,  =  Bechtsgang. 
L  =  Linksgang. 
I  =  Bremsstellung. 
II,  n'  =  Anlaufstellung, 
in,  Iir  =  Lauf  Stellung. 


Fig.  419.     Umkehranlasser  für  Hauptschlußmotoren. 

b)  Hauptschlußmotoren.  Einen  ümkehranlasser  für  Haupt- 
schlußmotoren zeigt  Fig.  419.  Die  Stromrichtung  wird  hierbei  im 
Anker  umgekehrt,  während  im  Feld  der  Strom  seine  Richtung  bei- 
behält. Der  Anlasser  ist  mit  Bremsschaltung  für  beide  Drehrich- 
tungen versehen,  was  ein  rasches  und  sicheres  Umschalten  ermög- 
licht. Zu  beachten  ist  dabei,  daß  die  Bremsschaltung  so  einzurichten 
ist,  daß  die  Stromrichtung  im  Feld  unverändert  bleibt.  Für  größere 
Motoren  werden  die  Schalter  als  Kontroller  ausgeführt;  die  Schalt- 
anordnung gestaltet  sich  hierbei  so,  wie  es  Fig.  420  zeigt. 
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Fig.  421  zeigt  einen  Kontroller,  bei  welchem  die  Umkehning 
der  Drehrichtung  durch  Stromumkehr  im  Feld  erfolgt.  Eine  Brems- 
schaltung ist  nicht  vorgesehen.     Diese  Art  der  Schaltung  des  Um- 


R  =  Eechtsgang. 

L  =  Linksgang. 

bj  i/ =  Bremsstellung. 

I,  I' =  AnlaßsteUung. 

IV,  IV'  =  Lauf8teUung. 

Ä  -W=  AnlaBwider- 
Btand. 

jp'=Fankenlösch- 
spule. 

irS=  Hauptschluß. 

Ä  =  Anker. 


Fig.  420.    Kontroller  für  zwei  Drehrichtungen  (Stromumkehr  im  Anker). 

kehranlassers  hat  den  Vorteil,  daß  die  maximale  Spannungsdifferenz 
zwischen  den  einzelnen  Kontrollerkontakten  sehr  gering  wird,  näm- 
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jB  =  Bechtsgang. 
L  =  Linksgang. 
I,  r  ==  Anlaßstellung. 
VI,  VI'  =  Laufstellung. 
A-W=  Anlaß  widerstand. 
ES=  Hauptschluß. 
B  =  Bremsmagnet. 
F=  Funkenlöschspule. 


Fig.  421.     Kontroller  für  zwei  Drehrichtungen  (Stromumkehr  im  Feld). 

lieh  nur  gleich  dem  Spannungsabfall  in  der  Hauptstromspule.  Hier- 
durch wird  die  Neigung  zum  Überschlagen  von  Funken  von  einem 
Kontakt  zum  andern  möglichst  herabgesetzt.   Dagegen  ist  ein  Nach- 
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teil  dieser  Schaltang  das  Fehlen  der  elektrischen  Bremswirkung; 
die  Umsteuerung  wird  daher  hier  mehr  Zeit  in  Anspruch  nehmen. 

Wird  eine  Umsteuervorrichtung  bei  Kranen  angewandt,  bei 
denen  zur  Bremsung  ein  Bremsmagnet  (B)  vorgesehen  ist,  so  schaltet 
man  diesen  so  ein,  daß  er  bei  der  Umsteuerung  nicht  ummagneti- 
siert  wird.  Bei  der  Schaltung  Fig.  421  ist  er  daher  in  den  Anker- 
kreis gelegt. 

Auch  bei  der  Funkenlöschspule,  welche  bei  den  Kontrollern 
zum  magnetischen  Ausblasen  der  Funken  angebracht  wird,  ist  eine 
Ummagnetisierung  während  des  Umsteuerns  zu  vermeiden.  In  der 
ersten  Schaltung  (Fig.  420)  ist  dieselbe  so  eingefügt,  daß  sie  auch 
während  der  elektrischen  Bremsung  in  Tätigkeit  bleibt. 

Es  fällt  außerhalb  des  Eahmens  dieses  Buches  weiter  auf  die 
verschiedenen  Schaltungen  von  Kontrollen!  einzugehen.  Zum  Ent- 
wurf von  schwierigen  Schaltungen  hat  R.  Edler  ^)  eine  Schaltungs- 
theorie ausgearbeitet,  mit  welcher  man  die  verschiedenen  Aufgaben 
lösen  kann. 


^)  B.  Edler,  Entwurf  yon  Schaltungen  und  Schaltungsapparaten. 
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Generatoren  fflr  konstante  (oder  annähernd 

konstante)  Klemmenspannung  bei  konstanter 

Tourenzahl. 

94.  Anwendungsgebiet.  —  95.  Parallelschaltung  von  Nebenschlu^generatoren. — 
96.  Parallelschaltung  yon  Doppelschlußgeneratoren. 

94.  Anwendungsgebiet 

Derartige  Generatoren  werden  allgemein  für  Beleuchtung,  Bahn- 
betrieb und  metallurgische  Zwecke  gebraucht. 

Sie  haben  meistens  Nebenschluß-  oder  Doppelschlußerregung, 
seltener  Fremderregung. 

Maschinen  für  Beleuchtung.  An  die  Generatoren,  welche  Strom 
für  Beleuchtungszwecke  liefern,  ist  vor  allem  die  Anforderung  zu 
stellen,  daß  ihre  Spannung  bei  Belastungsschwankungen  sich  mög- 
lichst wenig  ändert.  Es  kommen  daher  für  diesen  Zweck  Neben- 
schluß- und  Doppelschlußmaschinen  in  Betracht. 

Die  Doppelschlußmaschinen  haben  den  Vorteil,  daß  sie  eine 
annähernd  konstante  Klemmenspannung  oder,  wenn  sie  überkom- 
poundiert  sind,  eine  annähernd  konstante  Spannung  an  den  Speise- 
punkten liefern ;  jedoch  läßt  sich  dieses  Ziel  nicht  derart  genau  er- 
reichen, daß  man  auf  eine  Regulierung  vollständig  verzichten  kann. 
Nebenschlußmaschinen  lassen  sich,  wie  im  Abschn.  96  erläutert  wird, 
leichter  parallel  schalten  als  Doppelschlußmaschinen.  Ferner  haben 
sie  einen  etwas  höheren  Wirkungsgrad,  sind  in  der  Herstellung 
einfacher  und  billiger  und  ermöglichen  in  einfacher  Weise  die  Ver- 
wendung einer  Akkumulatorenbatterie,  wodurch  das  Konstanthalten 
der  Spannung  erleichtert  und  eine  gleichmäßigere  Belastung  der 
Maschine  erzielt  wird.  Es  ist  daher  die  Verwendung  von  Neben- 
schlußmaschinen  für  Lichtzentralen   vorzuziehen.     Man   bemißt  sie 
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für  geringen  Spannungsabfall  und  die  Spannung  wird  durch  Neben- 
schlußregulatoren von  Hand  oder  selbsttätig  reguliert. 

Gegenwärtig  werden  die  Maschinen  meistens  direkt  mit  der 
Antriebsmaschine  gekuppelt,  wodurch  an  Raum  gespart  und  größere 
Einfachheit  und  Betriebssicherheit  erreicht  wird.  Außerdem  dient 
der  Anker  des  Generators  als  Schwungmasse,  wodurch  das  Gewicht 
des  Schwungrades  entsprechend  vermindert  werden  kann. 

Die  ganze  notwendige  Schwungmasse  in  den  Anker  zu  legen, 
ist  bei  Gleichstromgeneratoren  im  allgemeinen  nicht  zweckmäßig^), 
weil  man  bei  Schwungrädern,  um  möglichst  geringes  Gewicht  zu 
erhalten,  große  Umfangsgeschwindigkeiten  zuläßt  und  bei  diesen 
Geschwindigkeiten  die  Generatoren  schmale  Anker  von  großem 
Durchmesser  erhalten  und  daher  teuer  werden. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  ist,  wie  erwähnt,  daß  die  Licht- 
maschinen bei  Belastungsschwankungen  keine  zu  großen  Spannungs- 
schwankungen zeigen.  Man  baut  mit  Rücksicht  darauf  die  Maschinen 
mit  solchen  Sättigungen,  daß  sie  bei  normaler  Spannung  und  Be- 
lastung etwas  hinter  dem  Knie  der^  Charakteristik  arbeiten,  wodurch 
einerseits  zu  großer  Energieverlust  in  der  Erregung  vermieden  und 
eine  ausreichende  Regulierfähigkeit  gewährleistet  wird  und  anderer- 
seits wegen  des  flacheren  Verlaufs  der  Charakteristik  über  dem 
Knie,  die  Spannungsschwankungen  bei  Belastungsänderungen  in  zu- 
lässigen Grenzen  gehalten  werden. 

Die  Maschinen  werden  in  der  Regel  selbsterregend  ausgeführt. 
Auch  wenn  die  Erregung  an  die  Sammelschienen  angeschlossen  ist, 
sind  die  Generatoren  als  selbsterregend  zu  betrachten,  da  ja,  ab- 
gesehen von  dem  geringen  Spannungsverlust  in  den  Verbindungs- 
kabeln, an  den  Sammelschienen  dieselbe  Spannung  herrscht  wie  an 
den  Generatorklemmen.  Die  zulässige  Spannungsänderung  bei  Än- 
derung der  Belastung  von  Leerlauf  bis  Vollast  (der  zulässige  Span- 
nungsabfall) darf  10  bis  20®/o  betragen.  Zu  hohe  Anforderungen 
in  dieser  Beziehung  zu  stellen,  ist  unzweckmäßig,  da  die  Maschine 
dadurch  unnötig  verteuert  wird.  Es  muß  dann  nämlich  das  Verhält- 
nis der  Magnetamperewindungen  zu  den  Ankeramperewindungen 
groß  genommen  werden,  was  entweder  eine  Vergrößerung  der  Abmes- 
sungen der  Maschine  oder  eine  Vergrößerung  der  Amperewindungen 
des  Feldes  (und  somit  des  Aufwandes  an  Magnetkupfer)  bedingt. 

Wird  die  Maschine  von  einer  besonderen,  unabhängigen  Strom- 
quelle, z.  B.  einer  Akkumulatorenbatterie  aus  erregt,  arbeitet  sie 
also   als   fremderregte   Maschine,    so   kann   man  bei   richtiger  Be- 

*)  Siehe  F.  CoUischonn,  Öleichstrom-Schwiingradmaschinen.  Z.  d.V.  D.  I. 
1900,  S.  211 ;  Alexander  Bothert,  Sollen  Dynamos  als  Schwungräder  dienen? 
Z.  d.  V.  D.  I.  1901,  S.  1531. 
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messung  den  Spannungsabfall  auf  7  bis  10%  reduzieren.  Die 
Ursachen  des  Spannungsabfalls  bei  Fremderregung  und  Selbsterregung 
sind  in  Bd.  I,  S.  597  und  605  behandelt  worden. 

Maschinen  für  Bahnbetrieb.  Die  Generatoren,  die  für  Bahn- 
betrieb verwendet  werden,  sind  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
sehr  großen  Belastungsschwankungen  und  plötzlichen  Überlastungen 
ausgesetzt  sind.  Es  werden  hierbei  sowohl  Nebenschlußmaschinen, 
als  auch  Doppelschlußmaschinen  zur  Stromerzeugung  benutzt. 

Die  ersteren  gestatten  ohne  weiteres  die  Anwendung  einer 
Pufferbatterie  (siehe  Abschn.  113),  welche  die  Stromstöße  zum  Teil 
aufnehmen  und  so  die  Generatoren  entlasten.  Um  dieses  Ziel  mög- 
lichst vollständig  zu  erreichen,  baut  man  die  Maschinen  absichtlich 
mit  großem  Spannungsabfall  (bis  20%),  da  der  Generator  einen  um 
so  kleineren  Teil  der  Überlastung  aufnimmt,  je  steiler  die  äußere 
Charakteristik  (siehe  S.  605,  Bd.  I)  abfällt. 

In  vielen  Fällen  erscheint  es  jedoch  wünschenswert,  diese  Ge- 
sichtspunkte zurücktreten  zu  lassen  und  vielmehr  darauf  zu  sehen, 
den  Bahnmotoren  bei  allen  Belastungen  eine  möglichst  gleichmäßige 
Spannung  zu  bieten.  Man  erreicht  dies  durch  Verwendung  von 
Generatoren,  die  gerade  so  stark  überkompoundiert  sind,  daß  der 
Spannungsabfall,  der  bei  Belastung  in  der  Maschine  und  den  Lei- 
tungen entsteht,  durch  eine  entsprechende  Erhöhung  der  induzierten 
EMK  ausgeglichen  wird. 

Die  Überkompoundierung  wird  vielfach  so  bemessen,  daß  die 
Klemmenspannung  der  Maschine  von  Leerlauf  bis  Maximallast  etwa 
um  50  Volt  steigt.  Dieses  System  wird  namentlich  bei  langen  ein- 
gleisigen Strecken,  bei  denen  es  vorkommt,  daß  an  einem  ent- 
fernten Punkte  zwei  Wagen  gleichzeitig  anfahren,  und  bei  kleineren 
Anlagen  von  Nutzen  sein,  bei  welchen  die  Kosten  der  Pufferbatterie 
verhältnismäßig  hoch  ausfallen. 

Die  Vorteile  einer  Pufferbatterie  kann  man  auch  bei  Doppel- 
schlußgeneratoren erhalten,  indem  man  vor  die  Batterie  eine  Zusatz- 
maschine schaltet.  Dieses  Puffer&ystem  ist  ausführlich  im  Ab- 
schnitt 114  behandelt.  Die  Anlage  wird  jedoch  hierdurch  kom- 
pliziert und  verteuert. 

Die  Schwungmassen  sind  für  die  Bahnmaschinen,  besonders 
wenn  keine  Pufferbatterie  vorhanden  ist,  groß  zu  wählen,  da 
sie  nicht  allein  die  Ungleichförmigkeit  des  Drehmomentes  der 
Antriebsmaschine  während  einer  Umdrehung  auszugleichen  haben, 
sondern  auch  bei  plötzlichen  Überlastungen  den  Energiebedarf 
zum  Teil  decken  sollen,  ohne  daß  ein  zu  starkes  Sinken  der 
Geschwindigkeit  eintritt.  Zur  Berechnung  des  Schwunggewichtes 
bei  Maschinen   ohne  Pufferbatterien    kann  man  bei  Antrieb   durch 
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Kolbendampf  maschinell,  wenn  die  Bahn  keine  großen  Steigungen 
aufweist, 

annehmen,  worin  G  das  Schwunggewicht  in  kg,  v  die  Geschwindig- 
keit des  Schwungringes  in  m/sec  und  N  die  Leistung  in  PS  ist. 

Für  Maschinen    mit  Pufferbatterien    kann   man    das  Schwung- 
'  gewicht   kleiner   wählen ,    während    bei  Fehleu   einer  Batterie   und 
starken  Steigungen  bis  um  50%  höhere  Werte  zu  wählen  sind. 

Die  Maschinen  sind  in  mechanischer  Hinsicht  fest  und  ge- 
drungen zu  konstruieren,  was  man  am  besten  durch  Wahl  eines 
geringen  Ankerdurchmessers  und  großer  Ankerlänge  erzielt,  soweit 
dies  mit  Rücksicht  auf  die  Kommutation  statthaft  ist.  Da  eine 
Unterbringung  der  Schwungmassen  im  Anker,  wie  wir  gesehen 
haben,  einen  großen  Ankerdurchmesser  bedingt,  führt  diese  An- 
ordnung bei  Bahngeneratoren  meist  zu  ungünstigen  Abmessungen, 
dagegen  ist  es  zweckmäßig,  den  Generator  direkt  neben  das  Schwung- 
rad zu  setzen  und  beide  fest  miteinander  zu  verbinden.  Hierdurch 
werden  Stöße  in  der  Welle  und  dem  Triebwerk  stark  abgeschwächt 
und  gleichzeitig  wird  das  Aggregat  in  der  Achsenrichtung  ver- 
kürzt. 

Besondere  Rücksicht  ist  bei  der  Bemessung  der  Bahngeneratoren 
auf  ihr  elektrisches  Verhalten  zu  nehmen.  Hier  kommt  vor  allem 
in  Betracht,  daß  sie  bei  allen  Belastungen,  d.  h.  auch  bei  den 
großen  Belastungsstößen,  ohne  Bürstenverstellung  funkenfrei  arbeiten 
müssen.  Es  ist  somit  für  eine  starke  Sättigung  und  richtige  Form- 
gebung der  Polspitzen  Sorge  zu  tragen  und  es  sind  ferner  Äqui- 
potentialverbindungen und  harte  Kohlen  anzuwenden. 

Auch  die  Kompoundierung  begünstigt  das  funkenfreie  Arbeiten 
der  Maschinen,  da  hierbei  das  kommutierende  Feld  mit  zunehmender 
Belastung  verstärkt  wird. 

Genügen  diese  Mittel  nicht  zur  Erzielung  einer  funkenfreien 
Kommutation,   so  sind  Wendepole  (2p  oder  nur  p)  sehr  am  Platz. 

Auf  gute  Isolierung  gegen  Erde  ist  bei  Bahngeneratoren,  deren 
negativer  Pol  ja  immer  an  den  Schienen  bezw.  an  Erde  liegt,  be- 
sonders zu  achten.  Alle  Teile,  welche  mit  dem  positiven  Pol  in 
Verbindung  stehen,  sind  womöglich  vor  Berührung  des  Maschinen- 
personals besonders  zu  schützen.  Außerdem  muß  die  positive  mit 
dem  Fahrdraht  verbundene  Leitung  an  allen  vorspringenden  Ecken 
und  Kanten  möglichst  weit  von  der  Erdpolleitung  entfernt  sein, 
um  dem   Blitz   ein  Überspringen  an   der  Maschine  zu  erschweren. 
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Maschinen  für  metallurgische  Zwecke.  Die  Maschinen  für 
metallurgische  Zwecke  sind  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  bei 
geringer  Spannung  sehr  große  Stromstärken  zu  liefern  haben.  Die 
Spannung,  welche  durch  die  elektromotorische  Gegenkraft  der 
Elektrolytzellen  und  durch  den  Ohm'schen  Spannungsabfall  bestimmt 
wird,  beträgt  für  Generatoren,  die  auf  Bäder  arbeiten,  oft  nur  3 
bis  8  Volt,  je  nach  der  Zahl  der  hintereinander  geschalteten  Zellen ; 
bei  Maschinen,  die  den  Strom  für  Schmelzzwecke  liefern,  ist  sie 
entsprechend  der  Gegenkraft  des  Lichtbogens  höher.  Dagegen 
kommen  hier  Stromstärken  von  mehreren  Tausend  Ampere  in  Be- 
tracht, da  ja  die  Menge  des  gewonnenen  Metalls  allein  durch  die 
Stromstärke  bestimmt  wird. 

Die  niedrige  Spannung  der  Elektrolytmaschinen  führt,  wenn 
man  sie  als  Nebenschlußmaschinen  baut,  zu  unbequem  großen  Er- 
regerquerschnitten und  sehr  hohen  Erregerströmen,  also  auch  großen 
und  teueren  Regulierwiderständen.  Die  Generatoren  werden  daher 
oft  durch  Erregermaschinen  mit  höherer  Spannung  erregt.  Bei 
Maschinen  für  elektrische  Schmelzöfen,  bei  denen  es  sich  um  höhere 
Spannungen  handelt,  kommt  Fremderregung  weniger  in  Betracht; 
auch  hat  diese  hier  den  Nachteil,  daß  bei  Kurzschluß  im  Ofen  die 
Stromstärke  außerordentlich  anwachsen  kann,  was  bei  reinen  Neben- 
schlußmaschinen nicht  möglich  ist.  (Hier  kommt  auch  die  Quer- 
felddynamo,  Abschn.  99,  in  Frage.) 

Die  Erzeugung  der  starken  Ströme  bei  so  niedriger  Spannung 
stellt  an  die  Bemessung  der  Maschinen  besondere  Anforderungen. 
Die  geringe  Spannung  verlangt,  daß  man  die  in  einem  Stab  in- 
duzierte EMK  (S.  11,  Bd.  I) 

klein  wählt;  man  erhält  sonst  pro  Ankerzweig  zu  wenig  Stäbe,  so 
daß  kleine  Verschiedenheiten  der  in  einzelnen  Stäben  verschiedener 
Stromzweige  induzierten  EMKe  stark  zur  Geltung  kommen  und 
starke  innere  Ströme  entstehen  können.  Man  muß  somit  die  Luft- 
induktion, die  Ankerlänge  und  die  Umfangsgeschwindigkeit  klein 
halten  und  Äquipotentialverbindungen  reichlich  vorsehen.  Die 
Formel  10  Seite  224  lautet: 

KW  ~  a^B^ÄS  ' 

60.100t; 
setzt  man  n  = — ■,  so  kann  man  schreiben 

7lU 


e^B,l,v.lO-^^-''-^ 
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Der  Durchmesser  der  Maschine  wird  somit  groß  und  die  Ma- 
schine dadurch  teuer.  Um  bei  großem  Durchmesser  noch  eine 
kleine  UmfangsgeschMrindigkeit  zu  erhalten,  muß  die  Tourenzahl  im 
Verhältnis  zur  Leistung  der  Maschine  gering  sein. 

Bei  Maschinen  ohne  künstliche  Kommutation  bedingt  die  große 
Stromstärke  eine  große  Anzahl  von  Ankerzweigen,  weil  man  mit 
der  Stromstärke  pro  Zweig  nicht  über  260 — 350  Amp.  hinausgehen 
soll.  Eis  kommen  hier  somit  mehrfache  Parallel-  und  Reihen- 
parallelwicklungen mit  a>j>  in  Anwendung.  Auf  Gleichheit  der 
einzelnen  Zweige  ist  großer  Wert  zu  legen,  außerdem  ist  für  eine 
möglichst  weitgehende  Unterteilung  der  Ankerleiter  zu  sorgen,  da 
sonst  Wirbelstromverluste  von  beträchtlicher  Höhe  entstehen  können. 
Die  Leiter  sind  quer  zur  Nutenhöhe  zu  teilen  (siehe  Fig.  22,  Nr.  7, 
Seite  19).  Da  man  bei  den  niedrigen  Spannungen  nur  Bürsten 
mit  kleinem  Übergangswiderstand  anwenden  kann  und  sehr  große 
Stromstärken  zu  kommutieren  sind,  liegen  die  Verhältnisse  bei 
diesen  Maschinen  in  bezug  auf  die  Kommutation  besonders  un- 
günstig. 

Es  ist  somit  auch  für  diese  Maschinen  die  Anwendung  von 
Wendepolen  oft  empfehlenswert.  Man  kann  dann  mit  der  Strom- 
stärke pro  Ankerzweig  höher  gehen,  wodurch  man  in  vielen  Fällen 
eine  bessere  Wicklungsanordnung  erhält. 

95.  Parallelschaltuiig  von  Nebenschlußgeneratoren. 

In  größeren  elektrischen  Zentralen  werden  in  der  Regel  mehrere 
Generatoren  aufgestellt,  welche  in  den  Zeiten  größeren  Strom- 
verbrauches gemeinsam  auf  das  Netz  arbeiten.  Die  Schal  tan  Ordnung 
ist  dabei,  wie  Fig.  422  zeigt,  so  zu  treffen,  daß  sämtliche  Gene- 
ratoren einzeln  oder  gemeinsam  auf  das  Netz  arbeiten  können, 
und  es  ist  die  Forderung  zu  stellen,  daß  jede  einzelne  Maschine 
beliebig  zu-  und  abgeschaltet  und  die  Belastung  beliebig  auf  die 
einzelnen  Maschinen  verteilt  werden  kann. 

Die  Maschinen  sollen  beim  Parallelbetrieb  derart  arbeiten, 
daß  bei  Belastungsschwankungen  die  Belastungsänderung  sich  gleich- 
mäßig auf  die  einzelnen  Generatoren  verteilt,  so  daß  alle  Maschinen 
stets  in  gleicher  Weise  an  der  Stromlieferung  teilnehmen.  Im  all- 
gemeinen ist  ein  derartiges  Parallelarbeiten  von  Nebenschluß- 
generatoren leicht  zu  erzielen.  Maßgebend  hierfür  ist  der  Span- 
nungsabfall der  Maschinen,  der  für  prozentual  gleiche  Teile  der 
Normallast  möglichst  gleich  sein  soll.  l/m  dies  zu  erreichen, 
müssen  die  Generatoren  annähernd  gleich  stark  gesättigt  sein  und 
ihr  Ankerwiderstand  und  ihre  Ankerrückwirkung  müssen  sich  ver- 
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halten  wie  ihre  Leistungen.  Wäre  nämlich  von  zwei  parallel  ge- 
schalteten Maschinen  die  eine  schwach  gesättigt,  hätte  sie  also  eine 
steile  Charakteristik,  während  die  andere  mit  starker  Sättigung 
arbeitete,  so  würde  die  stark  gesättigte  Maschine  den  größten  Teil 
des  Belastungszuwachses  aufnehmen;  denn  sie  kann  bei  gleichem 
Spannungsabfall  eine  größere  Stromstärke  abgeben  als  die  schwach 
gesättigte.  Ebenso  wird  eine  Maschine  mit  verhältnismäßig  größerem 
Ankerwiderstand  oder  stärkerer  Ankerrückwirkung  weniger  Belastung 
aufnehmen  als  die  andere,  da  bei  ihr  die  gleiche  Stromabgabe 
einen   größeren    Spannungsabfall   hervorruft.     Da  jedoch   in   bezug 


Fig.  422.     Schaltangsschema  für  Nebenschlußgexieratoren  mit  doppelpohgen 

Ausschaltern. 

auf  die  angegebenen  drei  Gesichtspunkte  die  meisten  neueren 
Maschinen  sich  ganz  ähnlich  verhalten,  so  wird  ein  gutes  Parallel- 
arbeiten bei  Nebenschlußgeneratoren  in  der  Regel  anstandslos 
erreicht. 

Auch  das  Zuschalten  eines  Nebenschlußgenerators  pa- 
rallel zu  einem  bereits  im  Betrieb  befindlichen  geht  leicht  von- 
statten und  kann  bei  richtiger  Handhabung  zu  keinerlei  Störung 
Anlaß  geben.  Man  bringt  den  zuzuschaltenden  Generator  auf  die 
normale  Tourenzahl,  reguliert  dann  seine  Erregung  so,  daß  er  die 
gleiche  Klemmenspannung  zeigt  und  legt  darauf  den  Schalter  ein. 
Der  Generator  wird  dann  vorerst  noch  keinen  Strom  abgeben,  da 
ja  seine  induzierte  EMK  gleich  der  Sammelschienenspannung  ist. 
Indem  man  ihn  stärker  erregt  und  gleichzeitig  die  Erregung  der 
anderen  Maschinen  entsprechend  vermindert,  teilt  man  ihm  seinen 
Anteil  an  der  Belastung  allmählich  zu. 
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Soll  eine  Maschine  abgeschaltet  werden,  so  geht  man  einfach 
in  umgekehrter  Reihenfolge  vor;  man  schwächt  die  Erregung  der 
Maschine,  bis  diese  keinen 
Strom  mehr   abgibt,    und  l 

schaltet  ab. 

Die  Schaltunng  der 
Erregerwicklung.  Den 
Erregerkreis  der  Neben- 
schlußgeneratoren kann 
man  entweder  direkt  an 
die  Sammelschienen  legen 
oder  man  kann  die  Schal- 
tung auch  so  anordnen, 
wie  im  Schema  Fig.  422 
angegeben  ist.  Die  letz- 
tere Anordnung  hat  den 
Vorteil,  daß  man  nur  drei 
Leitungen  von  der  Ma- 
schine (I)  zur  Schalttafel  (II) 
erhält,  da  der  eine  Pol  des 
Nebenschlusses  direkt  an  die  eine  Klemme  der  Maschine  gelegt  wird ; 
ferner  wird  hier  der  Nebenschluß  bei  Stillsetzen  der  Maschine  von 


Fig.  423.     Schaltungsschema  für  Nebenschluß- 
generatoren  mit  einpoligen  Ausschaltern. 


Fig.  424.     Nebenschlußgenerator  parallel  mit  einer  Batterie. 


selbst  stromlos.  Dagegen  hat  ein  Umpolarisieren  der  Maschine  bei 
dieser  Schaltung  zur  Folge,  daß  die  Maschine  bei  der  nächsten 
Inbetriebsetzung  mit  falscher  Polarität  anläuft,  was  bei  Abnahme 
des  Erregerstromes  von  den  Sammelschienen  ausgeschlossen  ist. 
Verzichtet  man  auf  doppelpolige  Ausschaltung,  so  kann  man  auch 
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hei  Erregung  von  den  Sammelschienen  aus  mit  drei  Leitungen 
zwischen  Maschine  (I)  und  Schalttafel  (II)  auskommen  (s.  Fig.  423), 

Arbeiten  die  Maschinen  parallel  mit  Akkumulatoren,  so  ist,  um 
Stromumkehr  im  Anker  zu  vermeiden,  ein  Minimalausschalter 
(Min-A.)  vorzusehen.  Die  Erregung  ist  dabei,  wie  Fig.  424  zeigt, 
stets  vor  dem  Ausschalter  abzuzweigen,  denn  die  Erfahrung  hat 
gezeigt,  daß  sonst  die  Maschinen  bei  Rückstrom  aus  den  Akkumu- 
latoren leicht  umpolarisiert  werden.  Bei  der  angegebenen  Schaltung 
ist  dies  natürlich  ausgeschlossen,  da  die  Magnete  stets  den  richtigen 
Magnetisierungsstrom  behalten. 

Das  Abschalten  der  Erregung  ist  in  Abschn.  90,  S.  445  bereits 
behandelt  worden. 


96.  ParallelsohaltuDg  von  Doppelschlußgeneratoren. 

Gerade  in  bezug  auf  das  Parallelarbeiten  verhalten  sich  die 
Doppelschlußmaschinen  weniger  günstig  als  die  Nebenschlußgene- 
ratoren. Nehmen  wir  den  Fall  an,  daß  zwei  genau  kompoundierte 
Maschinen,  deren  Klemmenspannungen  unabhängig  von  der  Be- 
lastung und  dem  Tourenabfall e  der  Antriebsmaschine  vollständig 
konstant  bleiben,  in  der  in  Fig.  425  dargestellten  Schaltung  pa- 
rallel   arbeiten.      Man    wird   sofort    einsehen,    daß    ein  Betrieb  un- 

_  möglich  ist,  da  die  Belastung 

J  J         ^__     sich  ganz  beliebig  auf  beide 

^      '  I       %       \  1  Maschinen     verteilen    kann. 

Wäre  z.  B.  die  Nebenschluß- 
erregung der  einen  Maschine 
aus  irgendeinem  Grunde  et- 
was stärker  als  die  der  an- 
dern, so  würde  die  erstere 
sofort  die  ganze  Stromliefe- 
rung übernehmen  und  würde 
sogar  Strom  in  die  zweite 
hineinschicken  und  diese  als  Motor  antreiben.  Der  Strom  in  der 
Hauptschlußspule  würde  sich  dabei  umkehren  und,  indem  er  die 
Nebenschlußerregung  mehr  und  mehr  kompensierte,  ein  Durchgehen 
der  Maschine  veranlassen.  Eine  derartig  genaue  Kompoundierung 
ist  nun  zwar  nicht  möglich  (siehe  S.  611,  Bd.  I)  und  unsere  Annahme 
entspricht  nur  dem  äußersten  Fall;  man  sieht  jedoch  ein,  daß  auch 
bei  nicht  genau  kompoundierten  Maschinen  große  Belastungsverschie- 
bungen eintreten  können,  wenn  man  sie  in  der  gezeichneten  Schal- 
tung parallel  arbeiten  lassen  wollte. 


Fig.  425. 
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Um  dieses  zu  verhüten,  ordnet  man  eine  Ausgleichsleitung 
(A-L)  an,  wie  in  Fig.  426  für  drei  parallel  geschaltete  Maschinen 
gezeigt  ist;  diese  verbindet  die  an  den  Anker  angeschlossenen 
Klemmen  der  Hauptschlußwickiung  A,  A^,  A^  aller  Maschinen, 
schaltet  also  sämtliche  Hauptschlußwicklungen  unter  sich  parallel. 
Hierdurch  ist  eine  Stromumkehr  im  Hauptschluß  unmöglich  gemacht 
und  die  Labilität  der  Ankerstromstärke  aufgehoben,  da  ein  An- 
wachsen des  Ankerstromes  in  einer  Maschine  die  Erregungen  aller 
anderen  mit  beeinflußt.  Die  Summe  der  in  den  Ankern  sämtlicher 
Maschinen  erzeugten  Ströme  verteilt  sich  jetzt  in  den  Hauptschluß- 
spulen entsprechend  dem  Verhältnisse  ihrer  Widerstände,  und  hier- 
durch ist  wiederum  der  Anteil  der  einzelnen  Anker  an  der  Strom- 
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Fig.  426.     Schaltungsschema  für  Boppelschlußgencratoren. 

lieferung  bedingt.  Hat  z.  B.  bei  zwei  sonst  ganz  gleichen  Ma- 
schinen der  Hauptschluß  der  einen  einen  größeren  Widerstand  als 
der  der  andern,  so  wird  in  dem  ersten  ein  etwas  geringerer  Strom 
fließen.  Die  Erregung  dieser  Maschine  wird  also  schwächer  als 
die  der  anderen,  und  auch  ihr  Anker  wird  infolge  davon  weniger 
Strom  liefern.  Die  Widerstände  der  Strombahnen  zwischen  den 
Punkten  -4,  A^,  A^  der  Ausgleichsleitung  und  B,  B^,  B^  der  posi- 
tiven Sammelschiene  müssen  daher  stets  so  abgeglichen  werden,  daß 
sich  der  Strom  entsprechend  der  Größe  der  einzelnen  Maschinen 
in  den  Hauptschlußspulen  verteilt;  nur  dann  ist  ein  richtiges  Pa- 
rallelarbeiten möglich.  Zu  diesem  Zwecke  sind  allenfalls  besondere 
Widerstände  TT,  z.  B.  Nickelinbänder,  in  die  Leitungen  hinter  die 
Hauptschlußspulen,  die  einen  verhältnismäßig  kleinen  Widerstand 
haben,  einzuschalten. 
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B.  Jacobi^)  schreibt,  daß,  um  ein  richtiges  Parallelarbeiten  zu 
sichern,  der  Widerstand  der  beiden  zugehörigen  Hauptschluß wick- 
lui\gen  nebst  den  beiden  Zuleitungen  zu  den  Sammelschienen  plus 
dem  Widerstand  des  dazwischen  liegenden  Stückes  der  Sammel- 
schienen  unter  allen  Umständen  größer  sein  muß,  als  der  Wider- 
stand der  Ausgleichleitung.  Um  einer  falschen  Handhabung  der 
Schalter  der  Ausgleichleiter  vorzubeugen,  ist  die  Anordnung  einer 
besonderen  Sammelschiene  für  die  Ausgleichleitung  an  der  Schalt- 
tafel üblich.  Fig.  427  zeigt  schematisch  die  entsprechende  Anord- 
nung. Der  Schalter  S  schließt 
gleichzeitig  die  Maschine  an  die 
-[--Schiene  und  die  Klemme  A 
an  die  Ausgleichleitung  an.  Die 
Ausgleichleitung  wird  somit 
zwangläufig  mit  der  Maschinen- 
leitung geschlossen  und  geöffnet. 
Beim  Zuschalten  einer 
Doppelschlußmaschine  zu 
einer  bereits  auf  das  Netz  ar- 
beitenden kann  man  auf  zwei 
verschiedene  Arten  vorgehen. 
Bei  der  einen  Methode  schließt 
man  zuerst  den  Schalter  Äj  am 
Ausgleicher  und  S^  an  der  posi- 
tiven Schiene  (Fig.  426  oder  S 
in  Fig.  427),  so  daß  der  Haupt- 
schluß von  den  bereits  arbeitenden  Maschinen  aus  Strom  erhält. 
Hierauf  reguliert  man  die  Nebenschlußerregung  so  ein,  daß  der 
Anker  die  gleiche  Spannung  zeigt  wie  die  andern,  und  schaltet  dann 
auch  den  Schalter  auf  der  negativen  Seite  ein,  so  daß  nun  alle 
drei  Schalter  geschlossen  sind. 

Ein  zweiter  Weg,  den  man  einschlagen  kann,  ist,  die  Maschine 
erst  allein  mit  der  Nebenschluß  Wicklung  so  zu  erregen,  daß  sie 
die  gleiche  Spannung  zeigt  wie  die  anderen,  und  dann  alle  drei 
Schalter,  welche  an  einem  Griff  vereinigt  sind,  gleichzeitig  ein- 
zulegen. Falls  die  Ausgleichleitung  nicht  zum  Schaltbrett  geführt 
ist,  legt  man  zuerst  ihren  Schalter  ^^  und  dann  die  beiden  anderen 
verbundenen  Schalter  S^  und  S^  (Fig.  426)  zugleich  ein,  was  natür- 
lich in  der  Wirkung  dem  gemeinsamen  Einschalten  von  allen  drei 
Schaltern  gleich  ist. 

Bei    der   erstbeschriebenen   Art   wird  sich   beim  Einlegen   des 


Fig.  427.  Schaltusgsschema  für  Doppel- 

schlußgeiieratoren  mit  besonderer  Sam- 

melschiene  für  die  Ausgleichleitung. 


*)  Über  Ausgleichleitungen  bei  Kompoundmaschinen.    ETZ  1906,   8.  365. 
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letzten  Hebels  in  der  Stromverteilung  nichts  ändern,  denn  die  Span- 
nung an  sämtlichen  Ankern  ist  gleich  und  die  Hauptschlufispulen 
führen  alle  den  ihrem  Widerstände  entsprechenden  Teil  des  gesamten 
Belastungsstromes.  Die  zugeschaltete  Maschine  wird  anfangs  gar 
nicht  an  der  Stromlieferung  teilnehmen,  und  erst  wenn  man  ihren 
Nebenschlu^strom  allmählich  verstärkt,  während  man  den  der  andern 
Maschine  schwächt,  kann  man  ihr  ihren  Anteil  an  der  Belastung 
zuteilen.  Die  Maschine  läuft  also  vollständig  wie  eine  Nebenschluß- 
maschine  an  und  das  Einschalten  kann  zu  keinem  Hin-  und  Her- 
schwanken der  Belastung  zwischen  den  Maschinen,  d.  h.  zu  keinem 
Pendeln  der  Leistung  Anlaß  geben. 

Femer  hat  diese  Schaltung  den  Vorteil,  daß  man  die  Maschine 
stets  leicht  auf  die  richtige  Polarität  bringen  kann,  indem  man 
bei  kurzgeschlossenem  oder  abgetrenntem  Nebenschluß  den  Haupt- 
schluß allein  einschaltet.  Ein  Nachteil  ist  dagegen,  daß  das  Ein- 
schalten der  Hauptschlußspulen,  das  dem  Einschalten  des  Ankers 
vorausgeht,  zu  einem  Abfall  der  Netzspannung  Anlaß  geben  kann. 
Es  wird  nämlich  hierbei  parallel  zur  Hauptschlußwicklung  der  ar- 
beitenden Maschine  plötzlich  ein  weiterer  Stromkreis  gelegt;  ein 
Teil  des  Belastungsstromes  fließt  durch  diesen  und  die  Stromstärke 
in  den  Hauptschlußspulen  vermindert  sich,  so  daß  die  Spannung 
fällt.  Hier  wirkt  nun  die  große  Selbstinduktion  der  zugeschalteten 
Hauptschlußspulen  günstig,  indem  sie  das  Anwachsen  des  Stromes 
in  der  zugeschalteten  und  das  Sinken  in  den  bereits  arbeitenden 
Spulen  verzögert,  so  daß  man  Zeit  hat,  durch  Regulieren  der  Neben- 
schlußerregung ein  zu  starkes  Abfallen  der  Netzspannung  zu  ver- 
hindern. Die  Spannungsschwankung  wird  natürlich  verschieden  sein, 
je  nach  der  Stärke  der  Kompoundierung  und  je  nach  dem  Ver- 
hältnis des  Widerstandes  der  zugeschalteten  Hauptschlußwicklung 
zu  dem  der  anderen.  Am  meisten  wird  sie  sich  fühlbar  machen  bei 
stark  überkompoundierten  Maschinen,  bei  welchen  die  Hauptschluß- 
wicklung einen  verhältnismäßig  großen  Anteil  an  der  Erregung  hat, 
oder  beim  Zuschalten  einer  größeren  Maschine  mit  kleinem  Haupt- 
schlußwiderstand zu  einer  kleineren  Maschine,  deren  Hauptschluß- 
widerstand entsprechend  höher  ist. 

Bei  der  zweiten  Art  des  Parallelschaltens  wird  diese  Spannungs- 
schwankung im  Netz,  sofern  die  Maschinen  nicht  überkompoundiert 
sind,  vermieden.  Gleichzeitig  mit  dem  Ansteigen  des  Stromes  in 
der  Hauptschlußwicklung  der  hinzutretenden  Maschine  nimmt  hier 
nämlich  auch  deren  Anker  an  der  Stromlieferung  teil,  während  sich 
die  Belastung  der  anderen  Maschinen  entsprechend  vermindert,  so 
daß  die  Schwächung  ihrer  Erregung  durch  die  Verkleinerung  des 
Spannungsabfalles  ausgeglichen  wird. 
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Bei  Überkompoandienmg  wird  sich  jedoch  anch  hier  ein  Span- 
nangsabfall  einstellen.  Die  Überkomponndiernng  sinkt  nämlich 
hier  aaf  die  Hälfte,  da  sich  nach  dem  Parallelschalten  von  zwei 
Maschinen  der  Linienstrom,  der  ja  dnrch  das  Schalten  nicht  be- 
einfloßt  wird,  anf  die  beiden  Haaptschlußwicklnngen  verteilt. 


Fig.  428  a. 


Fig.  428  b. 
Fig.  428  a  und  b.     Schaltung  der  Hauptstromwicklung  bei  Straßenbahn- 
generatoren. 

Mit  Rücksicht  auf  konstante  Netzspannung  scheint  somit  diese 
Methode  vorteilhafter  zu  sein  als  die  erstbehandelte.  Sie  hat  jedoch 
den  Nachteil,  daß  infolge  der  plötzlichen  Belastung  der  hinzu- 
geschalteten und  Entlastung  der  im  Betrieb  befindlichen  Maschine 
ein  Hin-  und  Herschwanken  der  Belastung  zwischen  beiden  und 
ein  Pendeln  der  Antriebsmaschinen  entstehen  kann.  Die  Methode 
ist  also   in  bezug  auf  die   Beanspruchung   der   Antriebsmaschinen 
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weniger  günstig  als  die  erste,  bei  welcher  eine  allmähliche  Be- 
lastung erreicht  wird. 

Welche  von  beiden  Methoden  zu  wählen  ist,  muß  von  Fall 
zu  Fall  entschieden  werden.  Wo  es  auf  genaues  Konstanthalten 
der  Spannung  nicht  ankommt,  z.  B.  beim  Bahnbetrieb,  wird  man 
oft  die  erste  Methode  wählen;  während  bei  Lichtbetrieb,  namentlich 
wenn  abends  eine  größere  Maschine  zu  einer  kleineren  zugeschaltet 
werden  soll,  die  zweite  Methode  vorteilhafter  erscheinen  kann. 

Bei  Straßenbahngeneratoren ,  bei  welchen  wegen  der  elektro- 
lytischen Wirkung  der  vagabundierenden  Ströme  die  Fahrschienen 
immer  mit  dem  negativen  Pol  verbunden  werden,  ist  darauf  zu 
achten,  daß  die  Hauptschlußwicklung  an  die  positive  Klemme 
des  Ankers  angeschlossen  ist^)  (Fig.  428a). 

Wird  der  Hauptschlujß  an  die  negativen  Ankerklemmen  an- 
geschlossen, d.  h.  zwischen  Anker  und  Fahrschienen  eingeschaltet 
(Fig.  428  b),  so  wird,  falls  im  Anker  der  Maschine  irgendwie  E}rd- 
schluß  E  entsteht,  diese  sich  wie  ein  kurzgeschlossener  Hauptschluß- 
generator verhalten,  und  die  hierbei  auftretende  sehr  hohe  Strom- 
stärke kann  leicht  eine  Beschädigung  der  Maschine  herbeiführen. 
Man  könnte  dies,  wenn  die  Ausgleichsleitung  auf  der  Schalttafel  ver- 
legt ist,  auch  dadurch  vermeiden,  daß  man  den  Maximalausschalter, 
der  ja  bei  Straßenbahngeneratoren  stets  angewendet  wird,  zwischen 
der  negativen  Ankerklemme  und  der  Ausgleichsleitung  il.  Zr.  anordnet. 

Den  Maximalausschalter  zwischen  Hauptschluß  und  negativer 
Sammelschiene  einzuschalten,  ist  natürlich  nicht  statthaft,  da  ja 
dann  der  Strom  im  Anker  und  Maximalausschalter  verschieden 
sein  könnte.  Abgesehen  von  diesem  Gesichtspunkte  hat  die  An- 
ordnung der  Hauptschlußwicklung  zwischen  Fahrdraht  und  Anker 
noch  den  weiteren  Vorteil,  daß  sie  zugleich  als  Blitzschutzspule  für 
den  Anker  wirkt. 


*)  ö.  U.  a.  Holman,  Street  Eailway  Joum.  Nov.  1901,  S.  407. 
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Generatoren  ffir  annähernd  konstante  Klemmen- 
spannung bei  konstantem  äußerem  Widerstände 
und  veränderlicher  Tourenzahl. 

97.  Allgemeine«.  —  98.  Anordnung  Ton  O.  G.  Mi  Ine  und  Generator  tob 
M.  Milch.  —  99.  Querfelddynamo  von  £.  Bosenberg.  —  100.  Maschine  Ton 

M.  Osnos. 

97.  Allgemeines. 

Maschinen  für  konstante  Klemmenspannung  bei  veränderlicher 
Tourenzahl  kommen  hauptsächlich  in  Frage  für  Zugbeleuchtung, 
wenn  die  Generatoren  von  den  Wagenachsen  angetrieben  werden, 
und  für  Beleuchtungsanlagen,  welche  mit  Windmühlen  betrieben 
werden. 

Ändert  sich  die  Tourenzahl  und  will  man  die  EMK 

konstant  halten,  so  ist  dies  nur  durch  Änderung  des  Elraftflusses  0 
möglich.  Um  diese  bei  veränderlicher  Tourenzahl  selbsttätig  zu 
gestalten,  werden  mehrere  Schaltungen  angewendet.  Sie  lassen 
sich  in  zwei  Hauptgruppen  einteilen:  zur  ersten  gehören  die- 
jenigen, bei  welchen  die  Änderung  der  Erregung  durch  Strom-, 
Spannungs-  oder  Tourenrelais  und  Feldregulator  vorgenommen 
wird,  zur  zweiten  diejenigen,  bei  welchen  die  Änderung  der  Er- 
regung durch  besondere  Schaltung  und  kombinierte  Wirkung  meh- 
rerer Maschinen  oder  durch  eine  besonders  für  diesen  Zweck  ge- 
baute Maschine  erzielt  wird. 

Wir  wollen  uns  auf  die  Beschreibung  einiger  Typen  der  letzten 
Gruppe  beschränken. 
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Fig.  429.     Schaltung  von  G.  G.  Milne. 


98.  Anordnung  von  G.  G.  Milne  und  Generator  von 

M.  MUch. 

Fig.  429  zeigt  schematisch  die  Schaltung  von  6.  G.  Milne. ^) 
Es  ist  Ä  der  Generator,  dieser  ist  mit  B  direkt  gekuppelt.  Ferner 
ist  G  ein  Motor,  der  am  Netz  liegt  und  den  Generator  D  antreibt. 
Die  Maschinen  B  und  D  werden  vom  Netz  erregt.  Die  Maschine  B 
erregt  den  Motor  C  und 
die  Maschine  D  erregt  den 
Hauptgenerator  A.  Die 
Wirkungsweise  ist  folgen- 
de: Sinkt  die  Tourenzahl 
der  Maschinen  Ä  und  B, 
so  sinkt  die  Spannung  an 
den  Klemmen  der  Maschine 
By  wodurch  die  Erregung 
des  Motors  G  verkleinert 
wird.  Der  Motor  C  wird 
somit  schneller  laufen,  und 
in  der  Maschine!)  wird  eine  höhere  Spannung  induziert,  wodurch 
die  Erregung  der  Maschine  Ä  erhöht  wird.  Diese  Überlegung  ist 
natürlich  nur  dann  richtig,  wenn  die  Spannung  des  Netzes  zum 
Beispiel  dadurch,  daß  eine  Batterie  vorhanden  ist,  annähernd  kon- 
stant bleibt. 

In  Fig.  430  ist  die  von  M.  Milch*)  angegebene  Maschine  sche- 
matisch dargestellt.  Der  Anker  ist  zweipolig  gewickelt.  Es  sind 
vier  körperliche  Pole  vorhanden,  doch  hat  die  Maschine  magnetisch 
nur  zwei  Pole.  Die  Nebenschlußwicklung  ÄÄ  ist  so  angeordnet, 
daß  die  Pole  1 — 2  und  3 — 4  unter  ihrem  Einfluß  allein  (bei  Leer- 
lauf) je  gleiche  Polarität  und  gleiche  Stärke  erhalten.  Der  Generator- 
strom wird  entsprechend  der  von  den  Nebenschlußspulen  herrührenden 
Magnetisierung  mittelst  der  Bürsten  bh  abgenommen.  In  Serie 
mit  diesen  Bürsten  und  dem  Anker  liegen  die  Spulen  B  B,  Die 
Amperewindungen  dieser  Spulen  erzeugen  für  sich  allein  ein  Feld 
in  der  Richtung  der  Bürsten  bh  und  entgegengesetzt  dem  Anker- 
felde, und  zwar  ist  das  von  den  Spulen  BB  erzeugte  Querfeld 
größer  als  das  Ankerfeld.  Durch  Drehung  des  Ankers  in  dem  so 
erzeugten  Querfelde  wird  zwischen  den  Bürsten  b'b*  eine  EMK  in- 
duziert.    Diese   schickt  in   die  Spulen  GGGG  einen  Strom,  der  so 


*)  D.B.P.  Nr.  155278. 

«)  Electrical  World,  Vol.  XLVin,  S.  1186. 
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gerichtet  ist,  daß  die  Spulen  A  und  C  einander  entgegenwirken  und 
die  Spulen  B  und  C  einander  unterstützen.  Die  Wirkungsweise  der 
Maschine  ist  jetzt  wie  folgt:  steigt  die  Tourenzahl  der  Maschine, 
so  steigt  die  Spannung;  hierdurch  wird  der  Arbeitsstrom  größer 
und  es  wächst  das  von  den  Spulen  BB  erzeugte  Querfeld.  Die  Span- 
nung zwischen  den  Bürsten  h'  b*  wird  jetzt  aus  zwei  Ursachen  ver- 
größert: einmal,  weil  das  Querfeld  zunimmt  und  einmal,  weil  die 
Tourenzahl   zunimmt.      Die  magnetisierende  Kraft   der  Spulen  CC, 


Fig.  430.     Generator  von  M.  Milch. 

welche  an  die  Bürsten  b' h'  angeschlossen  sind,  wächst  daher  mit 
zunehmender  Tourenzahl,  sie  schwächen  die  Wirkung  der  Neben- 
schlußspulen und  verstärken  noch  die  Wirkung  der  Spulen  BB, 
wodurch  abermals  die  Spannung  zwischen  den  Bürsten  b'  b'  erhöht 
wird.  Beim  Anwachsen  der  Tourenzahl  und  des  Stromes  ist  somit 
die  schwächende  Wirkung  der  Spulen  CC  auf  die  Nebenschlußspulen 
ÄÄ  eine  sehr  große  und  es  wird  die  Maschine  bei  verschiedenen 
Tourenzahlen  einen  nahezu  konstanten  Strom  bezw.  konstante  Span- 
nung geben  können. 

Die  Maschine  kann  auch  verwendet  werden,  um  bei  konstanter 
Tourenzahl  bei  verschiedenen  äußeren  Widerständen  einen  nahezu 
konstanten  Strom  zu  erhalten. 
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99.  Querfelddynamo  von  E.  Rosenberg. 

In  sehr  eleganter  Weise  wurde  die  Aufgabe  durch  Dr.  techn. 
E.  Rosen berg^)  gelöst.  Die  Maschine,  welche  wir  im  nachfolgenden 
ihrer  Wirkungsweise  nach  als  Querfelddynamo  bezeichnen  wollen, 
gibt  ohne  komplizierte  Wicklungen  und  ohne  Zwischenschaltung 
von  anderen  Apparaten  oder  Maschinen  bei  einem  konstanten  äußeren 
Widerstand  einen  nahezu  konstanten  Strom  bezw.  konstante  Span- 
nung bei  stark  veränderlicher  Tourenzahl.  In  Fig.  431  ist  die 
Maschine  schematisch  dargestellt. 

Die  Pole  sind  mit  einer 
schwachen,  von  einer  Batterie 
aus  erregten  Magnetwicklung 
F  versehen.  Die  Querechnitte 
des  Jochs  und  der  Magnet- 
schenkel sind  klein  gehalten, 
dagegen  sind  die  Polschuhe 
stark  ausgebildet.  In  der  neu- 
tralen Zone  dieses  Hauptfeldes 
stehen  die  Bürsten  hh,  wel- 
che miteinander  widerstands- 
los verbunden  sind.  Sobald 
durch  die  Verbindung  dieser 
Bürsten  ein  Strom  fließt,  ent- 
steht ein  Feld,  dessen  Achse 
in  der  Richtung  h  h  liegt.   Wir 

wollen  dieses  Feld  als  Querfeld  bezeichnen,  denn  es  ist  iden- 
tisch mit  dem  in  jeder  gewöhnlichen  Maschine  von  den  Anker- 
ströraen  erzeugten  Querfelde,  hier  ist  jedoch  einerseits  durch  den 
direkten  Kurzschluß  der  Bürsten  b  b  und  andererseits  durch  die 
Form  der  Polschuhe  dafür  gesorgt,  daß  eine  schwache  Felderregung 
zur  Erzeugung  eines  starken  Querfeldes  ausreicht.  In  der  neutralen 
Zone  dieses  Querfeldes  stehen  die  Bürsten  BB,  welchen  der  Nutz- 
strora  entnommen   wird. 

Die  Wirkungsweise  der  Maschine  ist  jetzt  wie  folgt :  Bei  einer  be- 
stimmten Tourenzahl  liefert  der  Anker  einen  bestimmten  Nutzstrom 
über  die  Bürsten  BB  srn  den  äußeren  Stromkreis.  Dieser  Strom 
erzeugt  ein  magnetisches  Feld  in  Richtung  der  Achse  BB,  Dieses 
Feld  ist  so  gerichtet,  daß  es  dem  von  den  Amperewindungen  der 
Wicklung  F  erzeugten  Feld  entgegenwirkt.    Das  resultierende  Feld, 


Fig.  431. 


Querfelddynamo  mit  Fremd- 
erregung. 


1)  ETZ   1905,   S.  393,  S.  525   u.  S.  637.  —  Z.f.E.  1905,  S.  271.  —  ETZ 
1906,  S.  1035. 
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welches  durch  die  Differenz  der  Ankeramperewindungen  und  der 
AW  der  Spule  F  hervorgerufen  wird,  erzeugt  bei  der  Rotation  des 
Ankers  eine  EMK  zwischen  den  Bürsten  h  6.  Diese  EMK  ist  auf 
den  Ankerwiderstand  kurzgeschlossen  und  erzeugt  somit  im  Anker 
einen  Strom,  welcher  das  Querfeld  hervorruft.  Durch  die  Rotation 
des  Ankers  in  diesem  Querfelde  wird  schließlich  zwischen  den 
Bürsten  BB  eine  bestimmte  EMK  induziert.  Der  Nutzstrom  kann 
niemals  so  groß  werden,  daß  das  Ankerfeld  in  der  Richtung  der 
Bürsten  B  B  das  von  den  Nebenschlußwindungen  F  erzeugte  Feld 
vollkommen  kompensiert,  denn  in  diesem  Fall  würde  zwischen  den 
Bürsten  hb  keine  EMK  induziert  werden  und  es  wäre  kein  Quer- 
feld vorhanden.  Der  Nutzstrom  kann  somit,  wie  groß  auch  die 
Tourenzahl  wird,  niemals  einen  bestimmten  Betrag  überschreiten. 
Wie  der  Strom  sich  mit  der  Tourenzahl  ändert,  ist  jetzt  leicht  zu 
verfolgen.  Sei  0  der  resultierende  Fluß  in  der  Achse  B  B,  so  wird 
zwischen  den  Bürsten  bh  eine  EMK  proportional  <Pn  induziert. 
Da  diese  EMK  auf  die  Ankerwicklung  kurzgeschlossen  ist,  ist  auch 
das  Querfeld  proportional  0n  und  die  zwischen  den  Bürsten  BB 
induzierte  EMK  E^  proportional  0n*.  Wirkt  diese  EMK  auf  einen 
Kreis  von  konstantem  Widerstand,  so  ist  auch  der  Nutzstrom  J  pro- 
portional <Pn*.  Wir  müssen  jetzt  noch  die  Abhängigkeit  des  E^raft- 
flusses  $  vom  Strome  J  ermitteln.  Nehmen  wir  an,  daß  keine 
Sättigungen  im  Kreis  des  Flusses  <P  auftreten  und  bezeichnen  wir 
mit  ÄW^  die  Nebenschlußamperewindungen  und  mit  Jw^  die  Ampere- 
windungen des  Ankers,  so  ist  <P  proportional  ÄW^  —  Jw^  und  wir 
erhalten  somit,  wenn  C  eine  Konstante  ist, 

J=C{AW^  —  JwJn^ 
oder 

AW 
J=— ^f- (181) 


^«  +  ->«^ 


Aus    dieser  Formel    ist  ersichtlich,    daß,  wie  wir   schon  früher 

fanden,    der  Strom    einen  Maximalwert   nicht   überschreiten  kann; 

für  n  =  oo  wird 

AW 
J= ^     oder     Jw^  =  ÄW^, 

d.  h.  die  Amperewindungen  des  Ankers  können  niemals  größer  als 
die  Amperewindungen  der  Nebenschlußspule  werden. 

Fig.  432  stellt  die  nach  Formel  181  gerechnete  Abhängigkeit 
des  Stromes  J  von  der  Tourenzahl  n  dar.  Arbeitet  man  über  der 
Tourenzahl  OA,  so  kann  die  Schwankung  des  Stromes  bezw.  der 
Spannung  höchstens  10*^/^  betragen.     Zieht  man  die  Sättigung  des 
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Magnetkreises  des  Hauptfeldes  in  Betracht,  so  wird  hierdurch  nur 
der  Verlauf  des  aufsteigenden  Astes  der  Kurve  432  ein  anderer 
werden,  da  bei  den  höheren  Tourenzahlen  die  Ankeramperewindungen 
nahezu  gleich  den  Amperewindungen  der  Nebenschlußspule  sind. 
(Über  der  Tourenzahl  OÄ  ist  die  Differenz  der  genannten  Ampere- 
windungen höchstens  10% 
der  Amperewindungen  der  ^ 
Nebenschlußspule.)  Eine 
genaue  Berücksichtigung 
der  Sättigung  wird  da- 
durch erschwert,  daß  der 
von  den  Nebenschlußam- 
perewindungen erzeugte 
und  der  von  den  Anker- 
amperewindungen erzeug- 
te Kraftfluß  nicht  in  dem- 
selben Kreis  verlaufen.  Bei 
hohen  Sättigungen  näm-  ^g,  432.  Abhängigkeit  des  Belastungsttromes 
lieh  wird  das  von  den  An-  von  der  Tourenzahl, 

keramperewindungen  er- 
zeugte Feld  seinen  Weg  durch  die  großen  Polschuhe  nehmen  und 
sich  durch  die  Luft  zwischen  den  Polschuhen  schließen.  Um  ein 
Urteil  über  die  Abhängigkeit  des  Stromes  von  der  Tourenzahl  zu 
bekommen,  genügt  die  von  uns  aufgestellte  Betr^ehtung,  bei  welcher 
der  Kraftfluß  proportional  der  Differenz  von  Anker-  und  Neben- 
schlußamperewindungen gesetzt  wurde.^) 

Es  ist  noch  zu  bemerken,  daß  diese  Maschine  unabhängig 
von  der  Drehungsrichtung  einen  Strom  in  der  gleichen  Richtung 
liefert.  Bei  ürakehrung  der  Drehrichtung  kehrt  sich  die  Polarität 
der  Bürsten  b  b  und  somit  auch  die  Richtung  des  Querfeldes  um. 
Die  Bürsten  BB  halten  jedoch  ihre  Polarität  bei,  da  erstens  die 
Drehrichtung  und  zweitens  die  Richtung  des  Querfeldes  sich  um- 
gekehrt hat. 

Die  Maschine  von  Rosenberg  eignet  sich  daher  besonders  ftlr 
Zugbeleuchtung. 

In  Fig.  433  sind  die  Versuchskurven  einer  Querfeidynamo  für 
Zugbeleuchtung  aufgezeichnet,  und  zwar  wurden  die  Kurven  bei 
konstantem  äußerem  Widerstände  aufgenommen,  während  die  Maschine 
von  einer  Batterie   erregt  wurde.     Zwischen  800  und   2300  Umdr. 


*)  Bei  einer  genauen  Theorie  wären,  wie  von  Bosenberg  hervorgehoben 
wurde,  die  von  den  kurzgeschlossenen  Ankerspulen  hervorgerufenen  Magnet- 
felder zu  berücksichtigen. 
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pr.  Min.  entsprechend  einer  Fahrgeschwindigkeit  von  35  und  100  km/st 
ändern  sich  Spannung  und  Stromstärke  nur  um  ca.  12*^/q. 
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Fig.  433.     Versuchskurven  einer  Querfelddynamo. 

In  Fig.  434  ist  die  Stromstärke  in  Abhängigkeit  von  der  Touren- 
zahl für  verschiedene  Erregungen  beim  Parallelarbeiten  mit  einer 
Batterie  aufgetragen.  Wir  sehen,  daß  innerhalb  des  Arbeitsbereiches 
dieser  Kurven  einer  bestimmten  Erregung  eine  bestimmteund 
konstante  Arbeitsstromstärke  entspricht.  Bei  den  Touren- 
zahlen, bei  welchen  die  verschiedenen  Kurven  die  Abszissenachse 
schneiden,  erreicht  die  Maschine  die  Spannung  der  Batterie  und 
fängt  an,  an  der  Stromlieferung  teilzunehmen. 
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Fig.  434.     Abhängigkeit  des  Belastungsstromes  von  der  Tourenzahl  bei 
verschiedenen  Erregungen  beim  Parallelarbeiten  mit  einer  Batterie. 

Fig.  435  und  436  zeigen  die  Konstruktion  einer  derartigen 
Maschine.  Da  es  sich  bei  dieser  Maschine  darum  handelte,  den 
Anker  aus  den  Teilen  einer  normalen  Maschine  zusammenzusetzen, 
mußte,  um  den  Kommutatordurchmesser  beizubehalten,  der  Bürsten- 
stern in  der  Mitte  des  Kommutators  angebracht  und  die  Nutzbürsten 
nach  der  einen,  die  Hilfsbürsten  nach  der  anderen  Seite  an- 
geordnet werden. 
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Wird  die  Querfelddynamo  mit  konstanter  Tourenzahl  angetrieben, 
so  gibt  sie  bei  veränderlichem  äußerem  Widerstände  einen  nahezu 


Fig.  435. 


Fig.  486. 
Fig.  435  und  436.     Konstruktion  einer  Querfelddynamo. 


konstanten  Strom.     Bei  Kurzschluß  liefert   die   Maschine  einen   be- 
stimmten Strom,  dor  so  bemessen  werden  kann,  daß  er  die  Maschine 

Arnold,  Oleichsti-oinmuschine.   II.   2.  Aufl.  31 
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nicht  gefährdet.  Dies  ist  auch  leicht  einzusehen,  da  der  Anker- 
strom niemals  so  groß  werden  kann,  daß  der  von  den  Magnet-  und 
Ankeramperewindungen  hervorgerufene  Hauptkraftfluß  Null  wird. 
Fig.  437  zeigt  die  äußere  Charakteristik  einer  fremderregten, 
mit  konstanter  Tourenzahl  angetriebenen  Querfelddynamo.     Sie  ist 

gebaut  für  eine  normale  Leistung 
von  40  Volt  und  60  Amp.  Aus  der 
Figur  ist  ersichtlich,  daß  bei  einer 
Spannungsänderung  von  0  —  80 
Volt,  d.  i,  von  200^ /q  der  normalen 
Spannung,  die  Stromstärke  sich  nur 
von  57  auf  33  Amp.,  d.  i.  um  48^0 
des  normalen  Stromes  ändert. 

Ist  eine  so  große  Konstanz 
des  Stromes  nicht  erforderlich,  so 
kann  man  die  Maschine  auch  mit 
Selbsterregung,  und  zwar  mit  Haupt- 
schlußerregung bauen. 

Fig.  438  zeigt  die  Schaltung 
und  Fig.  438  a  die  äußere  Charak- 
teristik einer  solchen  Maschine.  Der  eigentümliche  Verlauf  der 
äußeren  Charakteristik  läßt  sich  auf  folgende  Weise  erklären.     Im 
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Fig.  437.    Äußere  Charakteristik  einer 
fremderregten  Querfelddjnamo. 


Fig.  438.     Querfelddynamo 
mit  Hauptschlußerregung. 
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Fig.  438  a.   Äußere  Charakteristik  einer  Quer- 
felddynamo mit  Hauptschlußerreg^ng. 


Anfang  steigt  mit  Zunahme  des  Stromes  das  Hauptfeld  und  somit 
das  Querfeld  und  die  Spannung  an  den  Bürsten  BB  an,  bis  das 
Joch  und  die  Magnete,  welche  nur  einen  kleinen  Querschnitt  haben, 
stark  gesättigt  sind.  Dies  trifft  schon  bei  einem  verhältnismäßig 
kleinen  Strom  zu.     Der  Kraftfluß    im  Joch    und   in   den  Magneten 
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vergrößert  sich  bei  einem  weiteren  Ansteigen  des  Stromes  nur  un- 
bedeutend. Das  Ankerfeld  in  der  Richtung  der  Bürsten  BB  kann 
sich  jedoch  frei  ausbilden,  weil  es  die  großen  Querschnitte  des 
Ankers  und  der  Polschuhe  zur  Verfügung  hat  (s.  Fig.  438).  Dieses 
Feld  wird  sich  somit  fast  proportional  mit  dem  Strom  ändern.  Der 
resultierende  Hauptkraftfluß  wird  somit  mit  zunehmender  Strom- 
stärke abnehmen  und  somit  auch  die  Spannung  zwischen  den 
Bürsten  BB. 

Die  äußere  Charakteristik,  sowohl  der  fremderregten  wie  der 
im  Hauptschluß  erregten  Maschine,  eignet  sich  sehr  gut  zur  Speisung 
von  in  Reihe  geschalteten  Bogenlampen,  da  diese  ohne  Vorschalt- 
widerstand  an  die  Maschine  angeschlossen  werden  können,  wodurch 
ein  geringerer  Wattverbrauch  erreicht  wird.  Auch  für  Lichtbogen- 
schweißung  eignet  sich  die  Maschine. 


100.  Maschine  von  M.  Osnos.*) 

Diese  Maschine  besteht  aus  einer  gewöhnlichen  Dynamomaschine 
und  einer  eigenartigen  mit  ihr  gekuppelten  Erregermaschine.  Da- 
mit die  Maschine  bei  veränderlicher  Tourenzahl  eine  praktisch 
konstante  Spannung  liefert  und  ihre  Polarität  mit  der  Drehrichtung 
nicht  ändert,  muß  das  EiTegerfeld,  d.  h.  die  Spannung  der  EiTeger- 
maschine  mit  der  Tourenzahl  abnehmen  und  ihre  Richtung  mit  der 
Drehrichtung  der  Maschine  ändern. 

In  Fig.  439  ist  die  Anordnung  dargestellt.     Es  bedeutet  D  die 
Dynamo,    ^^  ihre  Erregerwicklung,    die    den  Strom  i\  von  der  mit 
der   Dynamo    gekuppelten    Er- 
regermaschine   E   erhält.      Die 
letztere   besitzt   außer   den  ge- 
wöhnlichen   Arbeitsbürsten    aa 
senkrecht  dazu  stehende  Hilfs- 
bürsten bhy  in  deren  Stromkreis 
die  Erregerwicklung  s^  der  Er- 
regermaschine und  die  Batterie 
B  liegen.    Ferner  liegt  in  Reihe 
mit  den  Arbeitsbürsten  aa  eine  mit  dem  Ankerquerfeld  gleichachsige 
Wicklung  Äg. 

Die  Wirkungsweise  ist  nun  folgende:  Von  dem  über  die  Bürsten 
aa  fließenden  Strom  i\  der  Erregermaschine  wird  durch  die  Anker- 
windungen   und   die    Spule  s^  ein  in  Richtung  dieser  Bürsten  ver- 

^)  Neiio  Zugbeleuchtungsmaschine  der  Feiten  &  Guilleaume-Lah- 
meyerwerke.     ETZ  1907,  S.  917. 

31* 
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laufendes  Ankerfeld  erzeugt.  In  diesem  Querfeld  rotiert  der  Anker 
selbst  und  es  entsteht  daher  an  den  in  der  neutralen  Zone  dieses  Quer- 
feldes liegenden  Hilfsbürsten  bh  eine  EMK,  die  mit  e^  bezeichnet 
werden  mag.  e^  wirkt  der  Batteriespannung  e  entgegen,  so  daß 
der  Erregerstrom  t^  der  Erregermaschine  bei  Vernachlässigung  der 
Sättigung  des  Eisens 

i^  =  k'{e  —  e^) 

ist,  wobei  k   eine  Konstante  bedeutet. 

Da  e^  durch  die  Rotation  des  Ankers  in  dem  von  i^  erzeugten 
Querfelde  entsteht,  so  kann  man  schreiben 

Andererseits  entsteht  i,  aus  der  EMK,  die  zwischen  den  Biirsten 
aa  induziert  wird,  diese  Bürsten  stehen  in  der  neutralen  Zone  des 
vom  Strom  i^  erzeugten  Feldes,  daher  ist 

Aus  obigen  drei  Gleichungen  ergibt  sich  zwischen  dem  E>reger- 
strom  \  der  Dynamo  D  und  ihrer  Tourenzahl  eine  Beziehung  von 
der  Form 

n 

wobei  a  und  b  Konstante  bedeuten. 

Wie  aus  dieser  Beziehung  ersichtlich,  nimmt  von  einem  ge- 
wissen Werte  von  w  an  der  Erregerstrom  i^  mit  der  Tourenzahl 
ab.  Durch  geeignete  Wahl  von  o  und  6,  d.  h.  der  magnetischen 
Verhältnisse  der  Erregermaschine,  kann  man  die  Stelle,  von  welcher 
an  \  abnehmen  soll,  beliebig  im  voraus  festlegen. 

Ändert  sich  die  Drehrichtung  der  Maschine,  so  wechselt  auch 
die  Spannung  der  Erregermaschine  und  damit  der  Erregerstrom 
der  Dynamo  D  ihre  Richtung,  die  Spannung  der  letzteren  behält 
daher  bei  jedem  Drehsinn  ihre  Richtung. 

Versuchsresultate  ergaben  beispielsweise,  daß  der  höchste  Wert, 
dem  die  Maschinenspannung  sich  nähert,  83  Volt  betrug,  während 
80  Volt  bei  1000  Umdrehungen  und  70  Volt  bei  600  Umdrehungen 
erhalten  wurden.  Die  normale  Tourenzahl  der  Maschine  war  etwa 
gleich  1200. 

Die  Wicklung  s^,  welche  das  Querfeld  verstärkt,  könnte  weg- 
gelassen werden,  sofern,  ähnlich  wie  bei  der  Maschine  von  Rosen - 
berg,  dafür  gesorgt  wird,  daß  der  magnetische  Widerstand  für 
das  Querfeld  genügend  klein  ist. 
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101.  Motoren  für  konstante  Klemmenspannung  und  Nebenschlußerregung.  — 

102.  Motoren  für  konstante  Klemmenspannung  und  Hauptschlußerreg^ng.  — 

103.  Motoren    für  konstante    Klemmenspannung   und   Doppelschlußerregung. 

101.  Motoren  für  konstante  Klemmenspannung  und 
Nebenschlußerregung. 

Auf  Seite  408  fanden  wir  das  auf  den  Anker  ausgeübte  Dreh- 
moment 

Dieses  Drehmoment  wird  jedoch  teilweise  verbraucht,  um  die 
Arbeit  für  die  Eisen-  und  Reibungsverluste  zu  liefern.  Das  vom 
Motor  abgegebene  Drehmoment  kann  man  gleich 

*=flr».^«  =  f^„^fi^*.^-kgn.  (182) 

setzen. 

Weiter  Ist  die  Tourenzahl  einer  Maschine 

n  =  60  lOS-4^ (183) 

Durch  die  beiden  Größen  Drehmoment  und  Tourenzahl  ist 
das  Verhalten  der  Motoren  bestimmt. 

Bei  Nebenschlußmotoren  kann  man  den  Kraftfluß  0  unabhängig 
von  der  Belastung  einstellen.  Bei  einem  bestimmten  Kraftfluß  ist 
das  Drehmoment,  wenn  man  von  der  Änderung  des  Wirkungs- 
grades^^ absieht,  dem  Strome  proportional  und  unabhängig  von 
der  Tourenzahl.  Weiter  ist  bei  einer  bestimmten  Klemmenspannung 
die   Tourenzahl    nahezu   unabhängig   von    der   Belastung,    weil  E^ 
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wegen  dem  Ohm'schen  Abfall  und  <P  wegen  der  Ankerrückwirkung 

JE? 

abnimmt  und  sich  -^  daher  wenig  ändert. 

Wir  können  die  Eigenschaften  des  Nebenschlußmotors  wie 
folgt  zusammenfassen: 

1.  Bei  konstanter  Erregung  ist  die  Tourenzahl  des  Neben- 
schlußmotors von  Leerlauf  bis  Vollast  annähernd  konstant,  also 
vom  ausgeübten  Drehmoment  aDnähernd  unabhängig. 

2.  Das  Drehmoment  bzw.  die  Anzugskraft  des  Nebenschluß- 
motors ist  bei  konstanter  Erregung  der  Ankerstromstärke  direkt 
proportional. 

3.  Eine  Änderung  oder  ein  genaues  Konstanthalten  der  Touren 
zahl  ist  durch  Regulierwiderstände  im  Erregerkreis  auf  sehr  ein 
fache  und  ökonomische  Weise  zu  en'eichen. 

4.  Der  Motor  läuft,  wenn  er  durch  eine  äußere  Kraft  angetrieben 
wird,  in  gleicher  Drehrichtung  ohne  Schaltungsänderung  als  Gene- 
rator weiter  und  liefert  Strom  ins  Netz  zurück.  Dabei  wirkt  er 
gleichzeitig  als  selbsttätige  Bremse,  behält  jedoch  seine  Tourenzahl 
annähernd  bei. 

5.  Eine  wirksamere  elektrische  Bremsung,  mit  welcher  der 
Motor  nahezu  zum  Stillstand  gebracht  werden  kann,  wird  erzielt, 
indem  man  den  Anker  über  einen  Widerstand  kurzschließt,  während 
das  Feld  vom  Netz  aus  voll  erregt  bleibt. 

Durch  die  angegebenen  Eigenschaften  ist  das  Verwendungs- 
gebiet der  Nebenschlußmotoren  bestimmt.  Man  wird  sie  vor 
allem  überall  da  anwenden,  wo  es  darauf  ankommt,  bei  variablem 
Drehmoment  eine  konstante  Tourenzahl  beizubehalten  oder  eine 
vom  Drehmoment  unabhängige  Tourenregulierung  zu  erzielen. 
Nebenschlußmotoren  werden  daher  gebraucht  zum  Antrieb  von 
Werkstätten  und  einzelnen  Werkzeugmaschinen  (Gruppenantrieb 
und  Einzelantrieb),  für  Papier-  und  Druckereimaschinen,  für  Pumpen 
und  Ventilatoren  usw.  Ferner  wird  der  Nebenschlußmotor  oft  auch  bei 
Hebezeugen  angewandt,  bei  denen  eine  plötzliche  Entlastung  und  Um- 
kehrung der  Kraftrichtung  vorkommen   kann    (z.  B.    für  Aufzüge). 

Bei  Elektromotoren,  welche  auf  die  Transmission  A'on  Werk- 
stätten arbeiten,  wird  man  im  allgemeinen  nur  einen  Anlaßwider- 
stand brauchen  und  in  den  meisten  Fällen  auf  einen  besonderen 
Regulierwiderstand  vollständig  verzichten  können.  Beim  Einzel- 
antrieb von  Werkzeugmaschinen  kann  man  die  für  diese  meist  er- 
forderliche Geschwindigkeitsänderung  durch  Zwischenschaltung  einer 
Übersetzung,  z,  B.  durch  Stufenscheiben,  erzielen;  zweckmäßiger 
wird  man  jedoch  die  vorteilhaften  Eigenschaften  der  Elektro- 
motoren   ausnutzen,    indem   man    direkten  Antrieb    wählt   und    die 
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Geschwindigkeit  der  Motoren  ändert  (siehe  Kapitel  28).  Hierdurch 
ergibt  sich  eine  sehr  bequeme  Handhabung  und  eine  große  Er- 
sparnis an  Arbeitszeit,  indem  das  zeitraubende  Umlegen  der  Riemen 
vermieden  wird. 


102.  Motoren  fflr  konstante  Klemmenspannung  und 
Hauptschlußerregung. 

Die  allgemeinen  Gleichungen  für  Drehmoment  und  Tourenzahl 

2:t-9,81    a  » 

^^     ^«  fl   1    E^ 
n  =  60-10^-  —  -^ 

gelten  auch  für  Hauptschlußmotoren,  es  ist  jedoch  der  Kraftfluß  0 
von  der  Stromstärke  J^  abhängig.  Die  Stromstärke  beeinflußt  daher 
das  Drehmoment  in  doppelter  Hinsicht,  und  die  Tourenzahl  ist  hier 
nicht  wie  bei  Nebenschlußmotoren  von  der  Ankerstromstärke  bezw. 
vom  Drehmoment  unabhängig,  sondern  nimmt  mit  wachsendem  Dreh- 
moment bezw.  steigender  Stromstärke  ab;  es  tritt  also  bei  Haupt- 
strommotoren eine  gewisse  Selbstregulierung  der  Tourenzahl  ein. 

Um  einen  Überblick  zu  geben,  für  welche  Betriebe  die  Ver- 
wendung eines  Hauptschlußmotors  besondere  Vorteile  bietet,  seien 
hier  noch  einmal  seine  Haupteigenschaften  kurz  zusammengestellt. 

1.  Die  Tourenzahl  eines  Hauptschlußmotors  mit  konstanter 
Klemmenspannung  ist  abhängig  von  dem  Drehmoment,  welches  er 
ausüben  muß.  Bei  großem  Drehmoment  läuft  er  langsam,  bei 
Leerlauf  geht  er  durch. 

2.  Das  Drehmoment  bezw.  die  Anzugskraft  wird  von  der  Anker- 
stromstärke in  doppelter  Weise  beeinflußt  {9=C^J)  und  ist  für 
geringe  Sättigungen  dem  Quadrat  der  Stromstärke  proportional. 
Bei  gleicher  Größe  hat  daher  ein  Hauptstrommotor  eine  bedeutend 
größere  Anzugskraft  als  ein  Nebenschlußmotor. 

3.  Ein  Konstanthalten  der  Tourenzahl  durch  Regulierung  ist 
viel  schwerer  zu  erreichen,  als  bei  einem  Nebenschlußmotor  (siehe 
Kapitel  29). 

4.  Der  Hauptschlußmotor  kann  keinen  Strom  in  das  Neti 
zurücklief  em. 

5.  Zur  elektrischen  Bremsung  ist  eine  Umschaltung  der  Feld- 
spulen  oder  des  Ankers  notwendig. 

6.  Der  Hauptstrommotor  besitzt  eine  größere  Überlastungs- 
fähigkeit als  der  Nebenschlußmotor  ohne  künstliche  Kommutation, 
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da  bei  ihm  das  kommutierende  Feld  mit  wachsender  Ankerstrom- 
stärke  ebenfalls  zunimmt. 

Nach  dem  Vorhergehenden  charakterisiert  sich  der  Hauptstrom- 
motor  als  besonders  geeignet  für  Betriebe,  bei  welchen  es  haupt- 
sächlich auf  ein  großes  Anzugsmoment  ankommt,  wie  beim  Kran- 
betrieb und  beim  Betrieb  elektrischer  Bahnen.  Hier  bietet  der 
Hauptstrommotor  außerdem  noch  den  Vorteil  einer  automatischen 
Geschwindigkeitsregulierung,  da  er  z.  B.  beim  Anheben  großer 
Lasten  langsamer  läuft  als  bei  kleiner  Belastung. 

Der  Kranbetrieb  ist  ein  stark  intermittierender  Betrieb,  bei 
welchem  außerdem  oft  augenblickliche  Überlastungen  vorkommen. 
Die  Motoren  werden  durch  des  häufige  Anlassen,  Anhalten  und 
Umsteuern  sehr  stark  beansprucht;  es  kommt  bei  ihnen  daher  viel 
weniger  auf  einen  guten  Wirkungsgrad,  als  auf  große  Überlastungs- 
fähigkeit, das  heißt  gute  Kommutations-  und  Abkühlungsverhältnisse 
an.  Femer  sind  sie  wegen  der  häufigen  und  starken  Stöße,  denen 
sie  ausgesetzt  sind,  mechanisch  besonders  fest  zu  konstruieren. 
Das  Anlassen  und  die  Tourenregulierung  geschieht  meist  unter  Ver- 
wendung von  Widerständen,  und  zwar  kommen  wegen  der  Um- 
kehrung der  Drehrichtung,  die  dieser  Betrieb  erfordert,  besonders 
die  Umkehranlaßapparate,  welche  auf  S.  457  beschrieben  sind,  zur 
Anwendung. 

Die  Anforderungen,  welche  an  Straßenbahnmotoren  zu  stellen 
sind,  sind  ganz  ähnlich  wie  bei  Kranmotoren. 

103.  Motoren  für  konstante  Klemmenspannung  und 
Doppelschlußerregung. 

Die  Doppelschlußmotoren  nähern  sich  in  ihren  Haupteigenschaften 
je  nach  dem  Maß  der  Kompoundierung  mehr  den  Nebenschluß- 
motoren oder  mehr  den  Hauptschlußmotoren;  man  hat  dieselben 
daher  entweder  aufzufassen  als  kompoundierte  Nebenschlußmotoren 
oder  als  mit  Nebenschluß  Wicklung  versehene  Hauptstrommotoren. 
In  die  erste  Kategorie  gehören  die  Nebenschlußmotoren,  welche 
zur  Erhöhung  der  Anzugskraft  während  des  Anlaufs  mit  einer 
Kompoundwicklung  versehen  sind,  die  jedoch  meist,  sobald  die 
volle  Geschwindigkeit  erreicht  ist,  ausgeschaltet  wird.  Femer  kann 
eine  Kompoundierung,  wie  in  Bd.  I,  S.  616  ausgeführt  wurde,  zum 
Konstanthalten  der  Tourenzahl  von  Nebenschlußmotoren  dienen. 
Hauptschlußniotoren  werden  manchmal  mit  Nebenschlußwicklung 
versehen,  um  ein  Durchgehen  bei  Entlastung  zu  verhindern  (s.  Bd.  I, 
S.  619). 
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Stromstärke.  —  106.  Kraftübertragungssystem  Thury. 

104.  Generatoren  für  konstante  Stromstärke. 

Bei  Generatoren,  bei  welchen  man  die  Stromstärke  für  alle 
Belastungen  konstant  halten  will,  muU  sich  die  Klemmenspannung 
proportional  mit  der  Belastung  ändern.  Da  die  Klemmenspannung 
annähernd  gleich  der  induzierten  EMK 

*•       60    a 

ist,  so  sieht  man,  daß  eine  allmähliche  Änderung  der  Klemmen- 
spannung nur  möglich  ist  durch  Änderung  des  Kraftflusses  <P  oder 
der  Tourenzahl  n. 

Beide  Methoden  werden  angewendet.  Eine  Änderung  des 
Kraftflusses  kann  entweder  durch  Änderung  der  Erregung  oder 
durch  Verstellen  der  Bürsten  erreicht  werden.  Verstellt  man  die 
Bürsten  aus  der  neutralen  Zone,  so  ändert  sich  der  Kraftfluß  *  aus 
zwei  Gründen,  erstens  weil  die  entmagnetisierenden  Ankerampere- 
wendungen sich  ändern  und  zweitens,  weil  der  Teil  des  Hauptkraft- 
flusses, welcher  die  kurzgeschlossene  Spule  durchsetzt,  kleiner  wird. 

Das  Konstanthalten  der  Stromstärke  durch  Änderung  der 
Tourenzahl  hat  so  zu  erfolgen,  daß  die  Tourenzahl  proportional 
der  jeweiligen  Leistung  geändert  wird.  Bei  dieser  Regulierung  muß 
somit,  wenn  man  von  der  Änderung  des  Wirkungsgrades  der  Ma- 
schine mit  der  Belastung  absieht,  das  Drehmoment  der  Antriebs- 
maschine konstant  bleiben.  Annähernd  wird  diese  Bedingung  erfüllt 
durch  Dampfmaschinen,  welche  ohne  Regulierung  mit  konstanter 
Füllung   arbeiten    und   Turbinen    mit    konstanter   Beaufschlagung. 
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Ganz  genau  ist  diese  Regulierung  jedoch  nicht,  da  sich  der  Wir- 
kungsgrad eines  Aggregates  mit  der  Geschwindigkeit  und  der  Be- 
lastung ändert,  es  muß  daher  die  Tourenzahl  auch  noch  von  Hand 
oder  durch  Automaten  nachreguliert  werden.  Die  Regulierung  der 
Klemmenspannung  durch  Änderung  der  Tourenzahl  ist  die  bequemste 
und  sicherste  und  auch  mit  Rücksicht  auf  eine  funkenfreie  Komma- 
tation die  beste.  Da  der  Ankerstrom,  die  Feldverteilung  und  die 
Bürstenstellung  bei  dieser  Regulierung  für  alle  Belastungen  unver- 
ändert bleiben,  so  kann  man  die  Bürsten  so  einstellen,  daß  für  jede 
Belastung  die  Kurzschlußspannung  gleich  Null  wird. 

105.  Motoren  für  konstante  Stromstärke. 

Das  Drehmoment  eines  Motors  kann  man  gleich  setzen: 

Will  man  einen  Motor  mit  konstanter  Stromstärke  und  konstanter 
Tourenzahl  betreiben,  so  muß  sich  das  Drehmoment  il^  und  somit 
auch  annähernd  der  Kraftfluß  0  proportional  mit  der  Belastung 
ändern. 

Die  Änderung  des  Kraftflusses  kann  hier  ebenfalls  durch  Än- 
derung der  Erregung  oder  durch  Verstellung  der  Bürsten  erfolgen. 

Das  größte  Drehmoment  und  somit  die  größte  Leistung  erhält 
man,  wenn  $  seinen  Maximalwert  aufweist.  Dies  ist  der  Fall,  wenn 
die  Bürsten  in  der  geometrisch  neutralen  Zone  stehen  und  die  Feld- 
erregung ein  Maximum  hat.  Eine  Überlastung  der  Motoren  ist 
somit  in  keinem  Fall  möglich.  Steigt  die  Belastung  über  den 
Höchstwert  der  Motorleistung,  so  fällt  die  Tourenzahl  ab,  bis  allen- 
falls das  Steigen  des  Wirkungsgrades  g^  die  Überwindung  der 
Belastung  möglich  macht,  oder  die  Maschine  kommt  zum  Stillstand. 
Hierbei  ist  jedoch,  da  die  Stromstärke  nicht  anwächst,  eine  Beschä- 
digung der  Moloren  nicht  zu  befürchten. 

106.  Kraftfibertragongssystem  Thury. 

Das  von  der  Compagnie  de  Tlndustrie  Electrique  in  Genf 
ausgebildete  und  in  mehreren  Fällen  in  großem  Maßstabe  ausgeführte 
Kraftübertragungssystem  Thury  ist  ein  reines  Seriesystem  mit 
konstanter  Stromstärke.  Die  Generatoren  und  Motoren  sind  als 
Hauptschlußmaschinen  für  konstanten  Strom  ausgebildet  und  werden 
alle  hintereinander  geschaltet. 

Ist    die    gesamte  Leistung    der  Primärstation    in  Watt  (JV)  ge- 
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geben   und  die  konstant  zu  haltende  Stromstärke  (J)  gewählt,    so 
ist  auch  die  gesamte  maximale  Spannung 

p   ^^ 

"^  max  T 

festgelegt. 

Diese  Spannung  beträgt  bei  ausgeführten  Anlagen  bis  58000  Volt. 
Eine  so  hohe  Spannung  kann  in  einem  Generator  nicht  erzeugt 
werden;  die  gesamte  Leistung  W  muß  daher  auf  so  viele  Genera- 
toren verteilt  werden,  daß  die  gewünschte  Grenze  nicht  über- 
sehritten wird. 

Um  möglichst  wenige  und  große  Generatoren  zu  erhalten,  wird 
man  die  Stromstärke  J  und  die  maximale  Spannung  eines  Generators 
möglichst  groß  wählen. 

Die  Stromstärke  J  wird  einerseits  begrenzt  durch  die  Leitungs- 
verluste bezw.  den  Aufwand  an  Kupfer  für  die  Fernleitung  und 
andererseits  durch  die  verlangte  Leistung  der  kleinsten  Motoren. 
Für  die  maximale  Spannung  eines  Generators  wird  durch  die  zu- 
lässige Spannungsdifferenz  zwischen  benachbarten .  Kommutator- 
lamellen und  die  Schwierigkeiten  der  Isolierung  eine  Grenze  gezogen. 
Die  Compagnie  de  Tlndustrie  Electrique  hat  größere  Maschi- 
nen bis  zu  4000  Volt  ausgeführt,  und  bis  zu  3600  Volt  liegen 
mehrfache  Ausführungen  vor,  die  seit  einer  Reihe  von  Jahren  im 
Betriebe  sind.  Die  konstruktive  Ausbildung  eines  Hochspannungs- 
generators ist  auf  S.  177  beschrieben. 

Durch  die  Maximalspannung  und  die  gewählte  Stromstärke 
ist  die  Höchstleistung  des  Generators  festgelegt.  Steht  die  Leistung 
der  Primärstation  zu  der  Entfernung,  auf  welche  die  Leistung 
übertragen  werden  soll,  bezw.  zu  der  aus  wirtschaftlichen  Gründen 
erforderlichen  maximalen  Gesamtspannung  in  einem  ungünstigen 
Verhältnis,  so  erhält  man  Generatoren  von  kleinen  Leistungen. 
Um  in  solchen  Fällen  wenigstens  für  die  Triebmaschinen  größere 
Einheiten  zu  bekommen,  hilft  man  sich  dadurch,  daß  man  mehrere 
Generatoren  auf  eine  Welle  setzt  und  sie  gemeinschaftlich  antreibt. 
Für  die  Regulierung  auf  konstante  Stromstärke  sind  alle  in  Ab- 
schnitt 104  und  105  angegebenen  Methoden  anwendbar.  Wenn 
irgendwie  möglich,  so  wird  die  Regulierung  durch  Änderung  der 
Tourenzahl  bewirkt.  Ist  dies  nicht  möglich,  so  reguliert  Thury 
von  Vollast  bis  ^/g  Belastung  durch  Nebenschließung  der  Haupt- 
schlußwicklung und  von  ^s  Belastung  bis  Leerlauf  durch  Verstellung 
der  Bürsten.  Eine  Schwächung  des  Feldes  unter  ^/a  ^®^  Belastung 
scheint  bei  diesen  Maschinen,  infolge  ihrer  großen  Ankerlänge  und 
daher  großer  Reaktanzspannung,  Funkenbildung  zu  veranlassen. 
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Die  Regulierung  wird  automatisch  durch  ein  Stromsolenoid 
betätigt,  das  sich  bei  Anwachsen  oder  Abnehmen  der  Stromstärke 
in  der  einen  oder  anderen  Richtung  bewegt  und  dadurch  als  Relais 
eine  Bewegung  der  Reguliervorrichtung  mit  Servomotor  in  dem 
einen  oder  anderen  Sinne  einleitet.  In  der  ETZ  1905,  S.  824  sind 
verschiedene  dieser  Regler  beschrieben.  Beim  Antrieb  durch  Wasser- 
turbinen wird  die  Regulierung  allgemein  durch  Änderung  der  Touren- 
zahl vorgenommen.  Der  Regulierungsmechanismus  ist  hier  so  an- 
geordnet, daß  das  Stromrelais  einen  Reguliermotor  betätigt,  welcher 
auf  eine  horizontale  Welle,  die  längs  des  ganzen  Turbinenhauses  von 
Turbine  zu  Turbine  führt,  wirkt.  Die  Welle  beeinflußt  die  Servo- 
motoren, welche  bei  jeder  Turbine  die  Geschwindigkeit  regeln. 

Die  größte  und  neueste  nach  diesem  System  ausgeführte  Anlage 
ist  die  Kraftübertragung  Moutiers-Lyon.*)  Die  Anlage  ist  seit 
April  1906  im  Betrieb.  Die  verfügbare  Leistung  von  6300  PS  wird 
mittelst  Luftleitung   auf   eine  Entfernung  von  180  km   übertragen. 

Die  Stromstärke  wurde  zu  75  Amp.  gewählt,  wodurch  die 
Spannung  zwischen  den  Leitungen  bei  Vollast  sich  zu  57  600  Volt 
ergibt.  Diese  Spannung  könnte  noch  verdoppelt  werden,  indem 
man  die  Mitte  der  Generatorenreihe  erdet,  wodurch  zwischen  Elrde 
und  Leitung  nur  die  halbe  Leitungsspannung  auftritt.  Im  Kraft- 
werk sind  4  Einheiten  ä  1570  PS  bei  maximal  300  Umdrehungen 
pro  Minute  aufgestellt.  Jede  Einheit  ist  mit  zwei  Doppelmaschinen 
gekuppelt.  Es  sind  somit  insgesamt  16  Generatoren  vorhanden,  «nd 
die  Maximalspannung  eines  Generators  beträgt  3600  Volt.  Die 
Änderung  der  Klemmenspannung  geschieht  nur  durch  Touren- 
regulierung. 

Für  jede  Maschineneinheit  ist  eine  Bedienungssäule  angebracht, 
auf  welche  der  als  Kurzschließer  ausgebildete  Hauptunterbrecher 
und  der  Strom-  und  Spannungsm esser  untergebracht  sind.  Außer- 
dem erhält  die  Säule  noch  zwei  in  Reihe  zwischen  den  Polen  des 
Maschinensatzes  geschaltete  Hörn  er- Blitzableiter. 

Auf  der  Hauptschalttafel  sind  nur  die  Apparate  für  das  An- 
lassen und  die  Regulierung  und  ferner  der  Spannungs-  und  Strom- 
messer, der  Zähler  und  der  Hauptkurzschluß-Unterbrecher  unter- 
gebracht. 

Die  Umformung  geschieht  in  zwei  Empfangsstationen,  von 
welchen  die  eine  3  Motoren  ä  720  PS  und  die  andere  5  Motoren 
ä  720  PS  umfaßt.  Die  Motoren  laufen  mit  428  Touren.  Jeder 
Motor  besteht  aus  einer  Doppelmaschine.  Die  Konstanthaltung  der 
Tourenzahl  geschieht  lediglich  durch  Verstellung  der  Bürsten.    Bei 


^)  ETZ  1906,  S.  1091. 
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Leerlauf  stehen  die  Bürsten  unter  der  Polmitte,  bei  Vollast  in  der 
neutralen  Zone.  Jede  Motorengruppe  ist  mit  einem  Paar  schwerer 
Schwungräder  versehen,  um  bei  heftigen  Belastungsschwankungen 
keine  merklichen  Geschwindigkeitsänderungen  zu  erhalten. 

Die  Blitzschutzvorrichtungen  sind   sehr  sorgfältig   ausgebildet. 
Fig.  440  zeigt  das  Schaltungsschema  der  Anlage. 
Die     Inbetriebnahme     und     Außerbetriebsetzung     der 
Generatoren   ist   äußerst   einfach.     Bei  der  Inbetriebnahme  wird 
der  Generator  zunächst  mittelst  des  Schalters  Jin  sich  kurzgeschlossen ; 
der  Schalter  (Fig.  441)  steht  dabei  in  der  gezeichneten  Stellung  I. 
Hierauf    wird    der  Turbinenschieber    ein    wenig   geöffnet   und    der 
Generator  auf  eine  Tourenzahl  gebracht,  bei  welcher  er  einen  Kurz- 
schlußstrom,   der    gerade    gleich    dem 
konstanten  Netzstrom  ist,   erzeugt.     Er 
läuft    dabei    natürlich    noch  sehr   lang- 
sam.     Ist  die  richtige  Stromstärke    er- 
reicht,   so    wird    der  Generator    durch 
Drehung    des   Schalters   um    90®   (Stel- 
lung II)    in  den  Stromkreis  eingeschal- 
tet;   seine    Stromstärke   und    Spannung 
bleiben    dabei    vollständig    unverändert 
und  die  Antriebsmaschine  hat  allein  die 
inneren  Verluste   zu    decken.     Um  den 
Generator  zu  belasten,  wird  dann  durch 
Fig.  441.    Umschalter  J.         allmähliches    Erhöhen    der    Tourenzahl 

seine  Spannung  erhöht.  Die  Stromstärke 
wird  dabei  durch  den  Regler  konstant  gehalten,  indem  die  Touren- 
zahl der  anderen  Sätze  so  reguliert  wird,  daß  die  Spannung 
der  anderen  Generatoren  entsprechend  sinkt.  Hat  der  zugeschaltete 
Generator  die  richtige  Spannung  erreicht,  so  wird  der  Regulier- 
apparat des  Maschinensatzes  an  den  Zentralapparat  angekuppelt 
und  die  Inbetriebsetzung  ist  beendigt. 

Bei  Außerbetriebsetzung  wird  der  Regulierapparat  wieder 
abgetrennt,  die  Tourenzahl  der  Turbine  herabgesetzt  und  der 
Generator  in  sich  kurzgeschlossen  und  vom  Netze  abgeschaltet. 
Sobald  die  Antriebsmaschine  soweit  herunter  reguliert  ist,  daß  sie 
die  Verluste  im  Generator  nicht  mehr  decken  kann,  würde  dieser 
von  den  anderen  Generatoren  aus  als  Motor  in  umgekehrter  Dreh- 
richtung  angetrieben  werden.  Um  dies  zu  verhüten,  ist  der  in 
Fig.  442  dargestellte  Kurzschließer  vorgesehen,  dessen  Lage  im 
Schema  mit  D^  bezeichnet  ist.  Am  Wellenende  der  Generatoren 
ist  eine  Daumenscheibe  a  angebracht;  bei  richtigem  Drehsinn  (Pfeil- 
richtung) bewegt   diese   sich  frei;    sobald  jedoch   die  Drehrichtung 
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Fig.  442.     Kurzschließer  Dr. 


sich  umkehrt,  setzt  sie  die  Auslösevomchtung  h  in  Bewegung  und 
gibt  so  den  selbsttätigen  Schalter  c  frei;  dieser  klinkt  dann  ein 
und  schließt  die  Maschine  kurz. 

Auch  die  Inbetriebsetzung 
der  Motoren  geht  bei  dem  Serie- 
system äußerst  einfach  vonstatten. 
Im  allgemeinen  werden  die  Motoren 
einfach  in  den  Stromkreis  eingeschal- 
tet; sie  laufen  dann  allmählich  an, 
wobei  sich  mit  dem  Anwachsen  der 
Geschwindigkeit  ihre  Spannung  von 
selbst  erhöht.  Bei  Leerlauf  des  Mo- 
tors stellt  der  Regulierungsmechanis- 
mus die  Bürsten  so  ein,  daß  die 
Spannung  des  Motors  gerade  ausreicht, 
um  die  Leerlaufsverluste  zu  decken. 
Bei  Belastung  des  Motors  werden  die 
Bürsten  mehr  und  mehr  nach  der 
geometrisch  -  neutralen   Zone  bewegt. 

Das  Abstellen  der  Motoren  geschieht  durch  ihre  Kurz- 
schließung.  Beide  Schaltungen  werden  mit  dem  bereits  bei  den 
Generatoren  erwähnten  Umschalter  J  (Fig. 
441)  vorgenommen.  Bei  großen  Motoren 
von  über  100  PS  würden,  wenn  man  den 
Kurzschluß  des  Motors  am  Umschalter 
selbst  aufheben  wollte,  wegen  der  großen 
Selbstinduktion  des  Motors  am  Umschalter 
Funken  auftreten.  Hier  wird  deshalb  (siehe 
Fig.  440)  außer  dem  Umschalter  J  noch 
der  selbsttätige  Kohlen  ausschal  ter  D^  an- 
gebracht, der  in  Fig.  443  schematisch  dar- 
gestellt ist.  In  der  gezeichneten  Stellung 
schließt  dieser  den  Motor  kurz.  Sobald 
nun  der  Umschalter  J  in  die  Stellung  II 
gebracht  wird,  fließt  ein  Strom  durch  die 
Spule  S  des  Kohlenausscbalters,  und  erst 
jetzt  wird  der  Kurzschluß  des  Motors  durch 
Auseinanderziehen  der  Kohlen  aufgehoben 
und  der  Motor  setzt  sich  in  Gang.  Der 
Lichtbogen  entsteht  auf  diese  Weise  an 
den  Kohlen  und  der  Umschalter  J  bleibt  unbeschädigt. 

Um  ein  Durchgehen  des  Motors  zu  verhüten,   ist  jeder  Motor- 
satz mit  einer  Geschwindigkeits- Ausrückung  versehen,  die  ihn  kurz- 


-^^(^ — WWVW-i 


Fig.  443.    Kohlen- 
ausschalter De. 
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schließt,  sobald  die  Umdrehungszahl  die  normale  um  15 — 20^/q 
überschreitet.  Bei  anderen  Anlagen  hat  Thury  zur  Sicherung  der 
Motoren  einen  Automaten  vorgesehen,  welcher  den  Motor  kurzschließt, 
sobald  die  Spannung  an  den  Motorklemmen  eine  zu  große  wird. 
Das  beschriebene  System  hat  gegenüber  der  Kraftübertragung 
mittelst  Wechselstrom  eine  Eeihe  von  Vorzügen,  welche  seine  An- 
wendung für  bestimmte  Fälle  vorteilhaft  erscheinen  lassen.  Nament- 
lich kann  es  in  Betracht  kommen,  wo  es  sich  um  Übertragung 
großer  Leistungen  von  einem  Punkte  zu  einem  anderen  handelt, 
wo  also  der  primären  Zentrale  eine  sekundäre  Zentralstation  gegen- 
übersteht. Zur  Übertragung  kleinerer  Leistungen  auf  große  Ent- 
fernung eignet  es  sich  nicht,  da  es  eine  Unterteilung  der  Strom- 
erzeuger und  -Verbraucher  bedingt,  welche  in  diesen  Fällen  nicht 
angängig  ist.^) 


^)  Siehe  auch  Elektrotechnik  und  Maschinenbau.  1907,  S.  473.  Kritische 
Betrachtungen  über  das  System  der  elektrischen  Kraftübertragung  mit  hoch- 
gespanntem Gleichstrom. 
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Generatoren  und  Motoren  ffir  veränderliche  Span- 
nung und  Stromstärke.  Kraftübertragung  mit  ver- 
änderlicher Spannung  und  Stromstärlce. 

107.  Generatoren  ztim  Laden  von  Akkumulatoren.  —  108.  Zusatzmaschinen.  — 
109.  Sonstiges  Verwendungsgebiet  der  Generatoren  ftlr  veränderliche  Spannung 
und  Stromstärke.  —  110.  Motoren  für  veränderliche  Spannung  und  Strom- 
stärke. —  111.  Kraftübertragung  mit  veränderlicher  Spannung  und  Stromstärke. 

107.  Cteneratoren  zum  Laden  von  Akkumulatoren. 

Sollen  die  Generatoren  in  elektrischen  Anlagen  außer  zum 
Arbeiten  auf  das  Netz  zeitweise  auch  zum  Aufladen  von  Akkumu- 
latorenbatterien verwendet  werden,  so  muß  zu  diesem  Zwecke  ihre 
Spannung  um  ca.  30  bis  40 ^/^  gegenüber  der  Netzspannung  erhöht 
werden  können.  Die  Ladestromstärke  wird  dabei  möglichst  kon- 
stant gehalten,  da  dies  für  die  Akkumulatoren  am  günstigsten  ist; 
sie  ist  in  den  meisten  Fällen  bedeutend  geringer  als  die  normale 
Stromstärke,  welche  die  Maschinen  beim  Arbeiten  auf  das  Netz 
liefern  können.  Auch  mit  Rücksicht  auf  die  Antriebsmaschinen 
muß  sie  in  der  Eegel  herabgesetzt  werden,  um  bei  der  Erhöhung 
der  Spannung  eine  Überlastung  zu  vermeiden. 

Die  Erhöhung  der  Spannung  kann,  falls  die  Antriebsmaschine 
dies  gestattet,  durch  Erhöhung  der  Tourenzahl  der  Maschinen  oder 
bei  konstanter  Tourenzahl  durch  Verstärkung  der  Erregung  erreicht 
werden.  Bei  Anwendung  der  ersten  Methode  ist  bei  dem  Entwurf 
der  Generatoren  zu  berücksichtigen,  daß  sie  bei  der  Erhöhung  der 
Tourenzahl  mechanisch  stärker  beansprucht  werden  und  daß  infolge 
der  Verringerung  der  Kurzschlußzeit  die  funkenfreie  Kommutation 
erschwert  wird.  Die  Nachrechnung  in  bezug  auf  Funkenbildung 
muß  daher  für  die  maximale  Geschwindigkeit  vorgenommen  werden, 
und  es  ist  zu  erwägen,   ob  Wendepole  nötig  sind.     Günstig  wirkt 
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in  dieser  Beziehung,  daß  gleichzeitig  mit  der  Erhöhung  der  Touren- 
zahl auch  die  Spannung  bezw.  die  Erregung  steigt. 

In  den  meisten  Fällen  wird  jedoch  eine  Erhöhung  der  Touren- 
zahl nicht  oder  nur  in  geringem  Grade  möglich  sein.  Es  ist  dann 
der  Generator  so  zu  entwerfen,  daß  er  beim  Arbeiten  auf  das  Netz 
befriedigend  funktioniert  und  außerdem  eine  Spannungserhöhung 
um  den  notwendigen  Betrag  von  30  bis  40  7o  zuläßt.  Die  Charak- 
teristik der  Maschine  muß  daher  über  dem  Knie,  auf  dem  man 
bei  normaler  Spannung  arbeitet,  noch  möglichst  stark  ansteigen; 
man  erhält  sonst  für  die  maximale  Spannung,  die  zum  Laden  der 
Akkumulatoren  notwendig  ist,  zu  viel  Ampörewindungen,  muß  also, 
um  diese  Spannung  zu  erreichen,  sehr  viel  Erregerkupfer  auf  die 
Magnete  aufbringen,  das^  beim  Arbeiten  mit  normaler  Spannung 
nicht  ausgenutzt  wird  und  die  Maschine  verteuert. 
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Pig:.  444.    Leerlaufcharakteristik  einer  Maschine  zum  Laden  von  Akkumulatoren. 


Um  diese  Forderung  zu  erfüllen,  schlägt  man  folgenden  Weg 
ein.  Man  sättigt  das  Ankereisen  und  die  Magnetkerne  für  normale 
Spannung  wenig;  den  Anker  je  nach  der  Periodenzahl  bis  zu 
5^=10000,  die  Magnete  etwa  mit  5^  =  12000.  Dagegen  sättigt 
man  die  Zähne  schon  bei  normaler  Spannung  stark,  indem  man 
B^  zu  19000  bis  20000  annimmt,  und  verwendet  ferner  ein  Guß- 
joch, das  man  bei  normaler  Spannung  ziemlich  stark,  etwa  mit 
B^  =  5000  bis  7000,  beansprucht.  Die  Magnetisierungskurve  für 
Luft,  Anker  und  Magnete  allein  wird  dann  bei  der  normalen  Span- 
nung noch  ziemlich  geradlinig  verlaufen  (Fig.  444,  Kurve -B);  da- 
gegen wird  man  auf  der  Magnetisierungskurve  für  Joch  und  Zähne 
(Kurve  Ä)  schon  bei  normaler  Spannung  über  dem  Knie  arbeiten. 
Kurve  Ä  steigt  jedoch  auch  über  dem  Knie  noch  stark  an,  da  die 
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Magnetisierungskurve  für  Gußeisen  nicht  so  stark  abbiegt,  wie  die 
für  Stahlguß  (siehe  Tafel  VIII)  und  da  die  Zähne  nul*  ein  sehr 
kurzes  Stück  des  Kraftlinienweges  bilden  und  sich  die  Induktion 
dieses  Stückes  daher  ohne  einen  zu  großen  Aufwand  von  Erregerstrom 
auch  über  den  Sättigungspunkt  hinaustreiben  läßt.  Die  Leerlauf- 
charakteristik C,  welche  man  durch  Summieren  der  Abszissen  von 
A  und  B  erhält,  wird  daher  bei  der  normalen  Spannung  infolge 
des  Einflusses  von  A  schon  genügend  gekrümmt  sein,  und  anderer- 
seits doch  noch  stark  genug  ansteigen,  um  bei  der  maximalen 
Ladespannung  nicht  allzuviel  Erregerkupfer  zu  erfordern. 

Die  Maschinen  mit  starker  Veränderung  der  Erregung  haben  jedoch 
den  Nachteil,  daß  beim  Arbeiten  mit  normaler  Spannung  das  Mate- 
rial nicht  vollständig  ausgenutzt  wird  und  daß  sich  bei  normaler 
Spannung  ein  verhältnismäßig  großer  Spannungsabfall  ergibt,  da 
die  Charakteristik  hier  natürlich  nur  schwach  gebogen  sein  kann. 
Die  Maschinen  werden  daher  verhältnismäßig  groß  und  teuer  und 
es  wird  im  allgemeinen  zweckmäßiger  sein,  die  Generatoren  für  nor- 
male Netzspannung  gut  zu  sättigen  und  die  Spannung  durch  Zusatz- 
maschinen zu  erhöhen. 

108.  Zusatzmaschinen. 

Unter  Zusatzmaschinen  versteht  man  Maschinen,  die  in  den 
Hauptstromkreis  eingeschaltet  werden  und  dazu  dienen,  die  Spannung 
zu  ändern.  Man  braucht  sie  für  verschiedene  Zwecke,  und  dem- 
entsprechend ist  auch  ihre  Anordnung  und  Erregungsart  verschieden. 

Am     häufigsten     werden     Zusatz- 
maschinen    als     Spannungserhöher       r— w/v^w- 

beim   Laden    von    Akkumulatoren  _^  , , 

verwendet.      Sie  werden   dabei   in  den      p^z)^-^14  M^^r- 

Ladestromkreis  eingeschaltet  (Fig.  445) 
und  dienen  dazu,  die  Ladespannung 
beim    Fortschreiten     der    Ladung    ent-  ^_^ 

sprechend   dem   Ansteigen  der  elektro-  A^^jp- 

motorischen  Gegenkraft  der  Batterie  zu  Uww/rwJ 

erhöhen.    Die  maximale  Spannung,  wel-      Y^^.^h.  Zusatzmaschine  z am 
che   sie  zu  liefern  haben,    betrögt  30  bis         Laden  von  Akkumulatoren. 
40^0  <i®r  Entladespannung  der  Batterie. 

Da  die  Ladestromstärke  der  Akkumulatoren  während  der  ganzen  Lade- 
zeit möglichst  konstant  gehalten  werden  soll,  sind  die  Generatoren 
80  zu  entwerfen,  daß  sie  bei  konstanter  Stromstärke  Spannungen 
von  annähernd  Null  bis  zur  Maximalspannung  erzeugen  können.  Wie 
Fig.  445  zeigt,  werden  die  Maschinen  von  der  Batterie  aus  erregt, 
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wodurch  bis  zu  einem  gewissen  Grade  eine  automatische  Spannungs- 
regulierung erreicht  wird,  da  der  Erregerstrom  mit  zunehmender 
Batteriespannung  steigt;  außerdem  ist  im  Erregerkreis  noch  ein 
Regulierwiderstand  vorzusehen,  welcher  gestattet,  die  Erregung  beim 
Beginn  des  Ladens  stark  zu  vermindern  und  während  des  Ladens 
die  Zusatzspannung  so  zu  regulieren,  daß  die  Ladestromstärke 
konstant  bleibt. 

Bei  der  Berechnung  voji  Zusatzmaschinen  ist  besonders  zu  be- 
achten, daß  sie  bei  äußerst  geringer  Erregung  den  vollen  Lade- 
strom führen,  und  daß  daher  eine  verhältnismäßig  große  Strom- 
stärke ohne  Feld  kommutiert  werden  muß.  Sie  müssen  daher  die 
Forderung  erfüllen,  daß  sie  von  Kurzschluß  bis  Vollast  funkenfrei 
arbeiten.  Im  übrigen  bietet  die  Berechnung,  welche  unter  Zugrunde- 
legung der  maximalen  Spannung  und  der  Ladestromstärke  zu  er- 
folgen hat,  keine  weiteren  Besonderheiten. 

Die  im  Abschnitt  99  ausführlich  beschriebene  Querfeld- 
dynamo von  Rosen berg  bildet  eine  selbsttätige  Zusatzmaschine. 
Wird  die  Maschine  mit  konstanter  Tourenzahl  angetrieben,  so  läßt 
sie  bei  sehr  verschiedenen  Spannungen  einen  nahezu  konstanten 
Strom  durch.  Beim  Fortschreiten  der  Ladung  der  Batterie  nimmt 
mit  zunehmender  Batteriespannung  die  Spannung  der  Maschine  selbst- 
tätig zu,  indem  die  Stromstärke  nur  um  einen  kleinen  Prozent- 
satz sinkt. 

Die  Hauptschlußzusatzmaschine  wird  wegen  ihrer  beson- 
deren Eigenschaften  in  vielen  Fällen  angewendet.  Treibt  man  eine 
schwach  gesättigte  Hauptschlußmaschine  mit  konstanter  Touren- 
zahl an,  so  ist  das  Feld  und  auch  die  induzierte  EMK  dem  Strome 
proportional.  Auch  die  äußere  Charakteristik  (siehe  S.  601,  Bd.  1) 
ist  in   diesem  Falle  nahezu  eine  Gerade,  die  unter  dem  Winkel  a, 

P 
dessen  Tangente  gleich  —  ist,  gegen  die  Abszissenachse  geneigt  ist. 

«/ 

Eine  derartige  Maschine  erzeugt  somit  eine  dem  Strom  pro- 
portionale Spannungserhöhung.  Wird  sie  in  Reihe  mit  einer 
Leitung  vom  Widerstände  Bj  geschaltet,  so  verhält  sich  diese  Leitung, 

P 

J 

mit  einer  solchen  Sättigung,  daß  sie  bei  der  höchsten  Spannung 
gerade  noch  unter  dem  Knie  der  Leerlauf  Charakteristik  arbeitet. 
Meistens  läßt  sich  ein  funkenfreies  Arbeiten  für  alle  Belastungen 
leicht  erreichen,  da  das  kommutierende  Feld  nahezu  proportional 
mit  der  Belastung  wächst.  (Vgl.  Berechnungsbeispiel  Abschnitt  77.) 
Infolgedessen  wird  es  oft  möglich  sein,  Bürsten  mit  geringem  Über- 
gangswiderstand anzuwenden,  wodurch  der  Wirkungsgrad  dieser  ge- 


als  ob  ihr  Widerstand  B^  —  —  wäre.    Man  berechnet  diese  Maschine 
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wohnlich  mit  niedriger  Spannung  arjbeitenden  Maschinen  ver- 
bessert wird. 

Derartige  Hauptschlußzusatzmaschinen  werden  in  Gleich- 
stromzentralen angewendet,  in  welchen  neben  der  Stromverteilung 
in  der  näheren  Umgebung  noch  einige  weiter  entfernt  gelegene 
Punkte  mit  Strom  zu  versorgen  sind.  Falls  man  hier  sämtliche  Speise- 
leitungen für  den  gleichen  Spannungsabfall  berechnen  wollte,  so  würde 
man  für  die  längeren  Leitungen  unwirtschaftlich  große  Querschnitte 
erhalten.  Man  wählt  deshalb  den  Querschnitt  der  längeren  Leitung 
kleiner  und  kompensiert  einen  Teil  ihres  Widerstandes  durch  Ein- 
schaltung einer  Hauptschlußzusatzmaschine  (Booster)  in  die  Leitung. 

Auch  können  sie  nach  einem  Vorschlage  von  G.  Kapp  im 
Bahnbetriebe  benutzt  werden,  wo  sie  in  die  sogenannten  Rückspeise- 
kabel (Leitungen,  die  an  entfernte  Schienenpunkte  angeschlossen 
werden,  um  den  Rückstrom  aufzunehmen)  eingeschaltet  werden. 
Die  Rückspeiseleitungen  dienen  dazu,  den  Spannungsunterschied 
zivischen  Schienen  und  Erde  zu  verkleinern  und  somit  die  schäd- 
lichen Erdströme  zu  verringern.  Durch  Einschaltung  einer  Haupt- 
schlußzusatzmaschine wird  das  Potentialgefälle  in  den  Rückspeise- 
leitungen künstlich  erhöht  und  man  kann  mit  verhältnismäßig  kleinen 
Querschnitten   dieser  Leitungen  noch   eine  gute  Wirkung  erzielen. 

Ein  weiteres  Verwendungsgebiet  finden  die  Zusatzmaschinen 
in  neuerer  Zeit  zur  Vergrößerung  der  Pufferwirkung  von  Batterien. 
Dieses  Gebiet  ist  ausführlich  in  Kapitel  27  erörtert. 

109.  Sonstiges  Veim^endungsgebiet  der  Generatoren  für 
veränderliche  Spannung  und  Stromstarke. 

Die  Anwendung  dieser  Generatoren  kommt  weiter  noch  bei 
Anlaß-  und  Eegulieraggregaten  (Abschn.  120,  S.  518)  und  bei 
Hauptstromkraftübertragungen  in  Betracht  (Abschn.  111,  S.  501  und 
Bd.  I,  Abschn.  155,  S.  620).  Bei  den  Generatoren  letzterer  Ver- 
wendung stehen  Spannung  und  Stromstärke  in  einer  gewissen  Ab- 
hängigkeit zueinander,  indem  bei  zunehmender  Stromstärke  auch 
die  Spannung  zunimmt.  Sie  sind  somit  in  dieser  Beziehung  günstig 
in  bezug  auf  funkenfreie  Kommutation. 

Die  Generatoren  der  Anlaß-  und  Regulieraggregate  müssen  ihre 
höchste  Stromstärke  und  auch  starke  Stromstöße  bei  jeder  Spannung 
(auch  im  Kurzschluß)  abgeben.  Diese  Maschinen  sind  somit  mit  großer 
Sorgfalt  zu  bemessen.  Im  allgemeinen  wird  man  bei  ihnen  künst- 
liche Mittel  zur  Erreichung  einer  funkenfreien  Kommutation  an- 
wenden müssen.  Man  findet  sie  sowohl  mit  Wendepolen,  als  auch  mit 
Kompensationswicklung  ausgeführt.     (Siehe  auch  Abschn.  120.) 
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HO.  Motoren  für  veränderliche  Spannung  und  Stromstärke. 

Zu  diesen  gehören  hauptsächlich  Motoren,  welche  von  Anlaß- 
und  Regulieraggregaten  (Abschn.  120,  S.  518)  gespeist  werden  und 
Motoren  für  Hauptstromkraftübertragungen  (Abschn.  111).  Femer 
ist  zu  erwähnen,  daß  die  in  Abschn.  114  beschriebenen  Zusatz- 
maschinen für  Pufferbatterien  zeitweise  generatorisch  und  zeitweise 
motorisch  arbeiten.  Die  Motoren,  welche  von  besonderen  Aggregaten 
gespeist  werden,  sind  meistens  Fördermotoren,  Motoren  zum  Antrieb 
von  Walzenstraßen  oder  Motoren  mit  starker  Tourenregulierung, 
z.  B.  zum  Antrieb  von  Papiermaschinen.  Sie  werden  meistens 
fremd  erregt. 

Die  Fördermotoren  sind  starken  Belastungsstößen  ausgesetzt. 
Wenn  sie  direkt  mit  der  Fördertrommel  gekuppelt  werden,  haben 
sie  jedoch  eine  sehr  geringe  Tourenzahl  (etwa  zwischen  25  und 
45  Umdr.  pro  Min.),  so  daß  man  bei  diesen  Maschinen,  auch  wegen 
der  konstanten  Erregung,  ohne  künstliche  Kommutation  auskommt. 

111.  Kraftübertragung  mit  veränderlicher  Spannung  und 

Stromstärke. 

Eine  der  einfachsten  elektrischen  Kraftübertragungen  erhalten 
wir  durch  Serieschaltung  eines  Hauptschlußgenerators  mit  einem 
Hauptschlußmotor.  Sind  zwei  oder  mehr  Generatoren  und  ebenso- 
vielc  Motoren  vorhanden,  so  werden  sie  nach  dem  Drei-  bezw. 
Mehrleitersystem  verbunden. 

In  Fig.  446  ist  ein  Schaltungsschema  nach  einer  Ausführung 
der  Maschinenfabrik  Oerlikon  für  zwei  Generatoren  und  zwei 
Motoren  aufgezeichnet. 

Die  Generatoren  werden  mit  konstanter  Tourenzahl  betrieben, 
wodurch  auch  nahezu  konstante  Tourenzahl  der  Motoren  erreicht 
wird;  Spannung  und  Stromstärke  sind  dabei  veränderlich,  und 
es  findet  keinerlei  Regulierung  statt.  Die  Bedingungen  und  die 
Arbeitsweise  dieser  Betriebsart  wurden  in  Abschn.  155,  Bd.  I,  S.  620 
erläutert. 

Wie  aus  Fig.  446  hervorgeht,  ist  an  Meßinstrumenten  für  jeden 
Generator  und  Motor  nur  ein  Amperemeter  vorhanden.  Die  Abschal- 
tung erfolgt  einpolig.  S  bezeichnet  eine  Bleisicherung  und  B  eine 
Blitzplatte.  Jede  Blitzplatte  wird  entweder  für  sich  geerdet  und  den 
Erdplatten  zugleich  ein  großer  Abstand  gegeben,  oder  es  werden, 
wenn  eine  gemeinsame  Erdplatte  vorhanden  ist.  Widerstände 
zwischen   jeder  Blitzplatte   und    der  Erde  eingeschaltet,    weil  sonst 
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bei  gleichzeitiger  Tätigkeit  von  zwei  Blitzplatten  ein  direkter  Kurz- 
schloß entstehen  wüi-de. 

Die  Generatoren  werden  außerdem  durch  selbsttätige  Kurz- 
schließer K  gegen  zu  hohe  Stromstärken  geschützt,  die  infolge  von 
plötzlichen  Überlastungen  oder  Kurzschlüssen  in  der  Anlage  ent- 
stehen können.  Überschreitet  der  Strom  eine  gewisse  durch  die 
Spannung  einer  Feder  regulierbare  Grenze,  so  wird  der  Halter  h 
durch  den  Elektromagneten  E.-M,  angezogen  und  dadurch  der  Schalter 
freigegeben.  Der  Schalthebel  fällt  nun  infolge  seines  Gewichtes  oder 
durch  eine  Feder  getrieben  nach  unten  und  schließt  die  Magnet- 
wicklung kurz,  so  daß  die  Maschine  stromlos  wird. 


Fig.  446.     Schaltungsschema  einer  Kraftübertragung  mit  veränderlicher 
Spannung  und  Stromstärke. 

G,  j    Gg  =  Hauptschlußgeneratoren.  S  =  Sicherung. 

Ml ,  M^  =  Hauptschlußmotoren.  Ä  =  Amperemeter. 

K  =  Kurzschließer.  B  ==  Blitzplatten. 

h  =  Halter.  E  =  Erde. 
E.-M.  =  Elektro-Magnet. 

Für  die  Motoren  ist  eine  derartige  Schutzvorrichtung  nicht  er- 
forderlich, da  sie  nicht  generatorisch  wirken  können  und  daher  bei 
Kurzschluß  stromlos  werden. 

Arbeiten  die  Motoren  mit  anderen  Kraftmaschinen,  z.  B.  Dampf- 
maschinen, parallel  auf  dieselbe  Transmission^  so  können  die  Dampf- 
maschinen und  die  Motoren  von  der  Transmission  aus  angetrieben 
werden,  ohne  daß  der  Maschinist  in  der  Primärstation  davon  in 
Kenntnis  gesetzt  wird^  da  die  Motoren  (im  Gegensatz  zu  Neben- 
schlußmotoren) bei  unveränderter  Drehrichtung  nicht  generatorisch 
arbeiten  können. 
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Ebenso  können  die  Maschinen  der  Primärstation  ohne  Rücksicht 
auf  die  Motoren  in  Gang  gesetzt  werden;  sind  die  Motoren  ein- 
geschaltet, so  laufen  sie  gleichzeitig  mit  den  Generatoren  an,  sofern 
sie  nicht  schon  im  Gange  sind;  sind  sie  nicht  eingeschaltet,  so 
bleiben  die  Generatoren  so  lange  stromlos,  bis  die  Einschaltung 
erfolgt. 

Außer  der  großen  Einfachheit  in  der  Anlage  und  im  Betriebe 
läßt  sich  mit  der  Serie-Kraftübertragung  ein  hoher  Wirkungsgrad 
erreichen.  Der  Wirkungsgrad  der  Generatoren  ist  bei  kleinen  Be- 
lastungen sehr  hoch,  da  sowohl  die  Eisen  Verluste  wie  die  Kupfer- 
verluste mit  abnehmender  Belastung  abnehmen,  so  daß  nur  die 
Reibungsverluste  als  von  der  Belastung  unabhängige  Verluste  über- 
bleiben.    (S.  Abschn.  77,  S.  372.) 

Die  Spannung  einer  Maschine  bei  Vollast  wird  von  der  Ma- 
schinenfabrik Oerlikon  je  nach  der  Entfernung  bis  zu  2000  Volt 
angenommen,  so  daß  man  beim  Dreileitersystem  zwischen  den 
Außenleitem  4000  Volt  erhält.  Jedoch  lassen  sich  die  Generatoren 
leicht  bis  zu  3500  Volt  Klemmenspannung  ausführen. 

Bei  der  bekannten  Anlage  Kriegstetten-Solothurn,  welche 
die  erste  mit  praktischem  Erfolge  ausgeführte  Anlage  dieser  Art 
darstellt,  wird  bei  einer  Gesamtspannung  von  2500  Volt  eine  Leistung 
von  50  PS  auf  8  km  Entfernung  übertragen.  In  der  Primärstation 
sind  zwei  Generatoren  von  je  18  KW  aufgestellt.  Der  Gesamt- 
wirkungsgrad der  Übertragung  beträgt  75  ^/q.  Sie  wurde  im 
Jahre  1886  nach  den  Entwürfen  von  C.  L.  Brown  von  der  Ma- 
schinenfabrik Oerlikon  ausgeführt.^) 

Bemerkenswert  ist  ferner  die  von  der  Compagnie  de  Tln- 
dustrie  Electrique,  Genf,  ausgeführte  Kraftübertragung  Frin- 
villier-Biberist.  Es  wird  hier  eine  Leistung  von  240  KW  mit 
einer  Spannung  von  6000  Volt  auf  eine  Entfernung  von  28  km 
übertragen.  Die  Fernleitung  besteht  aus  Kupferdraht  von  7  mm 
Durchmesser.  In  der  Primärstation  sind  zwei  durch  eine  Girard- 
Turbine  von  360  PS  angetriebene  Generatoren  ftlr  3000  Volt, 
40  Ampere  und  200  Umdrehungen  aufgestellt. 


^)  El.  Rev.  Bd.  XX,  S.  253;  ETZ  1887,  S.  229. 
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Ausgleich  stark  veränderlicher  Belastungen  durch 

Puffersysteme. 

112.  Allgemeines.  —  113.  Wirkungsweise  einer  Pufferbatterie.  —  114.  Anwen- 
dung  von   Zusatzmaschinen   bei  Pufferbatterien.  —  115.   Wirkungsweise   der 
Pufferaggregate.   —   116.  Verfahren  zur  Tourenänderung  des  Puffermotors.  — 
117.  Konstruktive  Durchbildung  des  Pufferaggregates. 

112.  Allgemeines. 

Die  Aufgabe,  einem  Netz  bei  stark  schwankender  Belastung 
Energie  in  konstanter  Höhe  zu  entnehmen,  so  daß  das  Netz  die 
Belastungsstöße  nur  wenig  empfindet,  wurde  hauptsächlich  auf  zwei 
Arten  gelöst.  Erstens  durch  Anordnung  von  Pufferbatterien,  zwei- 
tens durch  Anordnung  von  Pufferaggregaten.  Letztere  bestehen 
im  wesentlichen  aus  einem  Umformeraggregat,  auf  dessen  Welle 
sich  ein  Schwungrad  befindet.  Das  Prinzip  beider  Ausgleichsysteme 
ist  das  gleiche:  bei  der  mittleren  Belastung  leistet  nur  das  Netz 
Arbeit;  steigt  die  Belastung  über  ihren  mittleren  Wert,  so  wird 
das  Puffersystem  mit  zur  Arbeitslieferung  herangezogen,  während  es 
bei  Belastungen,  die  kleiner  sind  als  die  mittlere,  geladen  wird, 
d.  h.  Arbeit  vom  Netz  aufnimmt.  Der  prinzipielle  Unterschied 
zwischen  beiden  Systeme  ist  der,  daß  bei  den  Pufferbatterien  ein 
Umsatz  von  elektrischer  in  chemische  Energie  und  umgekehrt, 
bei  den  Puffermaschinen  ein  Umsatz  von  elektrischer  in  mecha- 
nische Energie  und  umgekehrt  stattfindet. 

113.  Wirkungsweise  einer  Pufferbatterie. 

Bei  einem  Nebenschlußgenerator  fällt  die  Klemmenspannung 
mit  zunehmendem  Belastungsstrom,  und  es  gehört  bei  einem  be- 
stimmten Erregerwiderstande  zu  einem  gegebenen  Belastungsstrom 
eine   bestimmte  Klemmenspannung.     (Äußere  Charakteristik,    siehe 
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S.  604,  Bd.  I).  Schalten  wir  parallel  zu  dem  Generator  eine  Ak- 
kumulatorenbatterie und  wählen  wir  die  Anzahl  der  Zellen  so  groß, 
daß  bei  der  mittleren  Belastung  des  Netzes  die  Batterie  gerade 
keinen  Strom  abgibt  oder  aufnimmt,  so  wird  durch  die  Batterie 
ein  Ausgleich  der  Netzbelastung  in  bezug  auf  den  Generator  statt- 
finden, d.  h.,  wird  dem  Netze  eine  Stromstärke,  die  größer  als  die 
mittlere  ist,  entnommen,  so  wird  die  Batterie  zur  Stromlieferung 
herangezogen,  während  wenn  das  Netz  mit  einer  Stromstärke,  die 
kleiner  als  die  mittlere  ist,  belastet  wird,  eine  Ladung  der  Batterie 
eintritt. 


Fig.  447.    Abhängigkeit  der  Fig.  448.    Stromstärke  des  Generators 

Klemmenspannung  vom  Strome.  und  der  Batterie  in  Abhängigkeit  vom 

Belastungsstrome. 

Der  Vorgang  läßt  sich  leicht  an  der  Hand  der  Fig.  447 
und  448  verfolgen.  In  Fig.  447  stellt  AB  die  Abhängigkeit  der 
Klemmenspannung  des  Generators  von  dem  Belastungsstrome  dar; 
diese  Abhängigkeit  ist  hier  der  Einfachheit  halber  geradlinig  ange- 
nommen. Die  Gerade  CD  stellt  die  Abhängigkeit  der  Klemmen- 
spannung der  Batterie  in  Abhängigkeit  von  ihrer  Stromstärke  dar. 
Diese  Abhängigkeit  ist  ebenfalls  als  eine  Gerade  angenommen. 
Die  wirkliche  Abhängigkeit  ist  eine  kompliziertere  und  außerdem 
noch  eine  von  dem  Ladungszustande  der  Batterie  abhängige.  Um 
jedoch  den  Vorgang  seinem  Wesen  nach  zu  verfolgen,  können 
wir  uns  mit  diesem  schematischen  Bilde  begnügen. 

Als  mittlere  Stromstärke  des  Netzes  ist  die  Stromstärke  OP(Fig.  447) 
angenommen.  Bei  dieser  Stromstärke  gibt  die  Batterie  keinen  Strom 
ab  und  nimmt  keinen  auf.     Dies  ist  dadurch  aus  der  Figur  abzu- 
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lesen,  daß  zu  dieser  Stromstärke  OP  des  Generators  eine  Klemmen- 
spannung PQ  gehört  und  daß  bei  dieser  Spannung  PQ  =  OB  die 
Batterie  sich  in  ihrem  Ruhepunkt  befindet.  Steigt  der  von  dem 
Generator  abgegebene  Strom  auf  OVy  so  wird  die  Netzspannung 
gleich  VT.  Die  Batterie  wird  jetzt  zur  Stromlieferung  herangezogen. 
Sie  gibt  bei  einer  Netzspannung  VT  =  US  eine  Stromstärke  OU 
ab.  Bei  einer  Belastung  des  Netzes  von  OV-^-OÜ  Amp.  liefert 
somit  die  Maschine  OV  Amp.  und  die  Batterie  OZ/Amp.  Ermittelt 
man  in  gleicher  Weise  für  verschiedene  Netzstromstärken  die  zu- 
gehörigen Stromstärken  des  Generators  und  der  Batterie,  so  erhält  man 
Fig.  448.  In  dieser  Figur  ist  die  Stromstärke  des  Generators  J^  und 
der  Batterie  J^  in  Abhängigkeit  von  der  Belastungsstromstärke  Jg-f-Jf, 
aufgetragen.  Bei  der  mittleren  Belastung  O^P^^  (gleich  OP  in  Fig.  447) 
wird  kein  Strcm  von  der  Batterie  abgegeben  oder  aufgenommen 
und  es  ist  P^p  =  O^P^.  Ist  keine  Netzbelastung  vorhanden,  so  lie- 
fert der  Generator  nur  Strom  zur  Ladung  der  Batterie  {O^E  =  O^F), 
Eine  weitere  Betrachtung  der  Figur  447  und  448  zeigt,  daß 
die  Einwirkung  der  Batterie  um  so  kräftiger  ist,  je  größer  der 
Spannungsabfall  des  Generators  und  je  kleiner  der  Spannungsab- 
fall der  Batterie  ist.  Hätte  der  Generator  überhaupt  keinen  Span- 
nungsabfall, d.  h.  wäre  er  so  kompoundiert,  daß  die  Klemmenspan- 
nung unabhängig  von  der  Stromstärke  ist,  so  würde  die  Batterie 
überhaupt  nicht  puffernd  eingreifen.  Sie  würde  stets  entsprechend 
der  konstanten  Klemmenspannung  eine  konstante  Stromstärke  liefern. 
Noch  ungünstiger  liegen  die  Verhältnisse,  wenn  der  Generator  über- 
kompoundiert  ist.  In  diesem  Fall  wird  die  Batterie  bei  der  grö- 
ßeren Netzbelastung  geladen  und  bei  der  kleineren  Netzbelastung 
entladen,  so  daß  sie  jetzt  die  Belastungsschwankungen  des  Netzes 
vergrößert  auf  die  Maschine  überträgt. 

114.  Anwendung  von  Zusatzmaschinen  bei  Pafferbatterien. 

In  neuerer  Zeit  werden  besondere  Methoden  angewendet,  um 
das  Zusammenarbeiten  von  Kompoundmaschinen  mit  Pufferbatte- 
rien zu  ermöglichen  und  um  das  Eingreifen  der  Pufferbatteric  bei 
Nebenschlußgeneratoren  zu  verstärken.  Diese  Methoden  verfolgen 
alle  den  Zweck,  den  Spannungsabfall  der  Batterie  in  bezug  auf 
die  Netzspannung  zu  verkleinem  und  eventuell  in  eine  Spannungs- 
erhöhung umzukehren.  Wir  wollen  einige  dieser  Methoden  kurz 
besprechen.^) 

*)  L.  Schröder,  Anwendung  von  selbsttätigen  Zusatzmaschinen  für 
Elektrizitätswerke.     £TZ  1906»  S.  252. 
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Fig.  450.    Puffennaschine  nach 
Jacob. 


a)   Vorschalten    einer    Hauptschlußmaschine    vor    die 
Batterie  (Fig.  449).     Schalten  wir  eine  Hauptschlußmaschine    vor 

die  Batterie  und  lassen  wir  sie  von  einem 
konstant  erregten  Nebenschlußmotor  an- 
treiben, so  können  wir  die  Drehungs- 
richtung so  wählen,  daß  die  Maschine 
wie  ein  negativer  Widerstand  wirkt,  d.  h. 
daß  sie  eine  Spannungserhöhung  erzeugt, 
welche  proportional  oder  nahezu  pro- 
Fig.  449.  Hauptschlußmaschine  portional  dem  Strome  ist,  welcher  sie 
als  Puffermaschine.  durchfließt.     Hierdurch  wird  der  Span- 

nungsabfall der  Batterie  kompensiert. 

b)  Puffermaschine  nach  Jacob 
(Fig.  450).  Jacob  versieht  das  Feld 
der  vorgeschalteten  Zusatzmaschine  mit 
einer  Hauptschlußwicklung  und  einer 
Wicklung,  welche  an  den  Klemmen  der 
Batterie  liegt.  Die  letztere  erregt  die 
Maschine  derartig,  daß  bei  Abnahme 
der  Spannung  der  Batterie  die  Span- 
nung  der  Zusatzmaschine  zunimmt. 

c)  Puffermaschine  von  High- 
field.  (Fig.  451).  Bei  der  Highfield-Schaltung  liegt  die  Erregung 
der  Zusatzmaschine  ZM  in  Reihe  mit  einer  zwischen  den  Klemmen 
der  Batterie  liegenden  Hilfsmaschine  HM.  Die  Maschine  HM  ist 
eine  Nebenschlußmaschine  und  wird  mit  konstanter  Tourenzahl  an- 
getrieben. Ihre  Klemmenspannnung  ist 
so  eingestellt,  daß  sie  gleich  der  Span- 
nung der  Batterie  ist,  wenn  diese  keinen 
Strom  abgibt  oder  aufnimmt.  Es  fließt 
somit  bei  diesem  Belastungszustand 
kein  Strom  durch  die  Erregung  der  Zu- 
satzmaschine ZM,  Wird  jetzt  die  Batte- 
rie zur  Stromlieferung  herangezogen,  so 
fällt  die  Spannung  der  Batterie  und  da 
die  Maschine  HM  ihre  Spannung  bei- 
behält, fließt  jetzt  ein  Strom  durch  die 
Erregerwicklung  der  Zusatzmaschine  und 
zwar  ist  dieser  Strom  so  gerichtet,   daß 

die  induzierte  EMK  der  Zusatzmaschine  sich  zu  der  Batteriespannung 
addiert.  Die  Highfield-Puffermaschine  erhält  bei  neueren  Ausfüh- 
rungen noch  eine  Feldwicklung,  welche  vom  Netzstrom  durch- 
flössen wird. 


Lwwvs 


Fig.  451. 


Puffermaschine  von 
Highfield. 
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d)  Pirani-Puffermaschine  (Fig.  462).  Nach  dieser  Schal- 
tung erhält  die  mit  konstanter  Umdrehungszahl  angetriebene  Zu- 
satzmaschine zwei  Erregerwicklungen,  eine,  welche  den  Netzstrom 
führt,  und  eine,  welche  an  den  Klemmen 
der  Batterie  angeschlossen  ist.  Die 
Wicklungen  wirken  einander  derart 
entgegen,  daß  wenn  jff  von  dem  mitt- 
leren Belastungsstrom  durchflössen  wird, 
die  Zusatzmaschine  keine  Spannung 
gibt.  Steigt  die  Belastung,  so  wird  die 
Zusatzmaschine  so  magnetisiert,  daß 
ihre  Spannung  sich  zu  der  Batterie- 
spannung addiert;  fällt  umgekehrt  die 
Belastung,  so  wird  die  Zusatzmaschine 
so  erregt,  daß  ihre  Spannung  der  Bat- 
teriespannung entgegengesetzt  gerichtet  ist.  Da  bei  Zunahme  des 
Batteriestromes  die  Spannung  an  den  Batterieklemmen  sinkt,  so 
unterstützt  außerdem  die  Nebenschlußwicklung  die  Hauptstrom- 
wicklung. 

Es  ist  zu  bemerken,  daß  die  Schaltungen  nur  schematisch  an- 
gegeben sind.  Bei  wirklichen  Ausführungen  wird  öfters  eine  be- 
sondere Erregermaschine  für  die  Zusatzmaschine  vorgesehen  und 
die  notwendige  besondere  Magnetwicklung  auf  diese  Erregermaschine 
gelegt.  Auch  wird  meistens  bei  der  Schaltung  von  Pirani  nicht  der 
ganze  Belastungsstrom  zur  Hauptschlußerregung  verwendet,  sondern 
es  wird  ein  kleiner  Widerstand  in  die  Netzleitung  gelegt  und  die  Er- 
regerwicklung an  die  ELlemmen  dieses  Widerstandes  angeschlossen. 


Fig.  452.    Pirani-Puffer- 
maschine. 


115,  Wirkungsweise  der  Pafferaggregate. 

Pufferaggregate  kommen  hauptsächlich  da  in  Anwendung,  wo 
es  sich  um  Belastungsänderungen  periodischer  Natur  handelt,  wie 
z.  B.  bei  Fördermaschinen  und  Walzenzugmaschinen. 

Wir  wollen  zunächst  kurz  darlegen,  wie  der  Arbeitsumsatz 
zwischen  Maschine  und  Schwungrad  stattfindet.  Wir  betrachten 
hierzu  ein  Aggregat,  bestehend  aus  einem  Motor,  einem  Generator 
und  einem  auf  der  gemeinsamen  Welle  sitzenden  Schwungrad.  Der 
Generator  ist  unmittelbar  an  die  schwankende  Belastung  ange- 
schlossen, während  der  Motor  am  Hauptnetze  liegt. 

Bei  einer  Tourenzahl  w  hat  das  Schwungrad  eine  kinetische 
Energie 
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wenn  Gß^  das  Schwungmoment  in  kgm*  ist.  Ändert  sich  die 
Tourenzahl  von  n^  auf  n^  {n^  >  ??i),  so  wird  das  Schwungrad  Arbeit 
abgeben,  und  zwar 

Setzt  man  die  Tourenänderung  n^  —  ??,  gleich  p^j^  der  mittleren 


Tourenzahl  n^,  so  wird 


100 


100 


und 


AA 


iGoVeo; 


6?l>^-  kgm 


(185) 


Wir  wollen  jetzt  annehmen,  daß  die  Belastung  sich  in  Abhängig- 
keit von  der  Zeit  nach  Kurve!,  Fig.  453^)  ändert.  X  —  X  ist  die 
Abszissenachse  der  Kurve.    Nach  der  Zeit  AB  wiederholt  sich  das 


Fig.  453. 

ganze  Spiel,  es  stellt  somit  der  Teil  der  Kurve  I  zwischen  A  und  B 
eine  Belastungsperiode  dar.  Den  Mittelwert  der  Belastung  er- 
halten wir  durch  Integration  der  Kurve  L  Er  wird  durch  die  Gerade 
0 — 0  dargestellt.     Wir  verlangen,    daß    der  Puffermotor  eine  nur 


^)  Diese  Kurve  entspricht  dem  Förderdiagramm  für  den  von  den  Siemens- 
Schuckertwerken  eingerichteten  Tiefbauschacht  in  Karwin(Z.  f.  E.  1906,8.681). 
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um  wenige  Prozente  von  diesem  Mittelwert  abweichende  Leistung 
dem  Hauptnetze  entnimmt.  (Wir  lassen  hierbei  sowie  in  den  nach- 
folgenden Betrachtungen  die  Verluste  im  Puffermotor  und  Generator 
außer  Betracht.)  Die  Abweichungen  der  momentanen  Leistung  von 
der  mittleren  müssen  dann  fast  vollständig  durch  das  Schwungrad 
ausgeglichen  werden.  In  c  fängt  das  Schwungrad  an  Arbeit  ab- 
zugeben und  es  muß  imstande  sein,  die  durch  die  schraffierte  Fläche 
zwischen  c  und  ä  gegebene  Arbeit  bei  einer  festgelegten  Touren- 
änderung abzugeben.  Von  d  bis  c^  wird  das  Schwungrad  wieder 
beschleunigt.  Zur  Berechnung  der  Größe  des  Schwungrades  müssen 
wir  somit  die  durch  die  schraffierte  Fläche  zwischen  c  und  d  be- 
stimmte Arbeit  gleich  AA  in  Formel  185  einsetzen.  Aus  Formel  185 
ist  leicht  zu  ersehen,  daß  das  Schwungmoment  um  so  kleiner  und 
somit  das  Schwungrad  um  so  leichter  wird,  je  größer  die  Touren- 
zahl und  die  prozentuale  Tourenänderung  ist.  Bei  der  Wahl  der 
Tourenzahl  muß  man  Rücksicht  auf  den  Durchmesser  des  Schwung- 
rades nehmen,  um  eine  gewisse  Umfangsgeschwindigkeit  nicht  zu 
überschreiten.  Die  Schwungräder  werden  jetzt  allgemein  aus 
Stahlguß  hergestellt  und  als  Grenze  für  die  Umfangsgeschwindig- 
keit ist  etwa  80 — 90  m/sec  zu  betrachten.  Was  die  Werte  für 
die  prozentuale  Tourenänderung  p  betrifft,  sd  findet  man  diese 
meistens  zwischen  6  und  12®/^,  jedoch  kommen  auch  Anlagen  mit 
^  =  30«/o  vor. 

In  unserem  Beispiel  ist  die  schraffierte  Fläche  gleich  16500PS.sec 
=  1 240000  kgm.  Der  Puffermotor  ist  hier  ein  Asynchronmotor, 
was  auf  die  Wirkungsweise  des  Aggregates  keinen  Einfluß  hat. 
Nehmen  wir  an,  daß  der  Motor  bei  der  größten  Tourenzahl  l^o 
und  bei  der  kleinsten  Tourenzahl  I^Iq  schlüpft  und  weiter,  daß 
die  mittlere  Tourenzahl  gleich  480  ist,  so  wird  nach  Gl.  185 


1 
und  es  muß  sein 


240  000  =  0,06 .  [^^-)  •  G  D^  kgm 


G2)«=  323000  kgm*. 


Es  läßt  sich  jetzt  auch  leicht  die  Tourenzahl  des  Pufferaggre- 
gates für  jeden  Moment  feststellen.  Wir  nehmen  wieder  an,  daß 
die  ganze  Abweichung  der  momentanen  von  der  mittleren  Leistung 
vom  Schwungrad  geliefert  bezw.  aufgenommen  wird.  Konstruieren 
wir  vom  Punkt  c  ausgehend  die  Integralkurve  der  Kurve  I  in  bezug 
auf  die  Achse  0  —  0,  so  erhalten  wir  die  Kurve  IL  Diese  Kurve 
stellt,  bezogen  auf  die  Achse  0  —  0,  für  jeden  Moment  die  Arbeit  dar, 
welche  seit  dem  Zeitpunkte  c  vom  Schwungrad  abgegeben  worden 
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ist.  Diese  Arbeit  hat  ihren  Maximalwert  in  d,  von  da  ab  nimmt 
die  totale  abgegebene  Arbeit  wieder  ab,  d.  h.  es  wird  nach  d  dem 
Schwungrad  Arbeit  zugeführt.  Die  maximale  abgegebene  Arbeit  dD 
ist  nattlrlich  gleich  der  schraffierten  Fläche  zwischen  c  und  d.  Das 
Schwungrad  gibt  in  der  Zeit  cd  gerade  so  viel  Arbeit  ab,  als  es  in 
der  Zeit  dc^,  der  nächsten  Periode,  wieder  aufnimmt,  weil  wir 
den  Wirkungsgrad  gleich  1  angenommen  haben. 

Aus  Formel  18ö  sieht  man,  daß  AÄ  ungefähr  proportional  p 
ist.  Die  Kurve  II  stellt  somit  auch  annähernd  den  Tourenabfall 
in  jedem  Moment  dar,  und  zwar  nur  annähernd,  weil  für  n^  immer 
der  Mittelwert  der  Grenzwerte  der  betrachteten  Änderung  ein- 
zusetzen ist.  Die  größten  Fehler,  welche  wir  durch  diese  An- 
näherung machen,  liegen  bei  c  und  d  und  betragen  dort  ca.  i>%. 
Da  es  sich  für  uns  nur  um  einen  Überblick  über  die  Wirkungs- 
weise handelt,  wollen  wir  diesen  Fehler  in  Kauf  nehmen. 

Der  Maßstab  der  Kurve  des  Tourenabfalles  läßt  sich  leicht 
bestimmen,  da  bei  dem  nach  Formel  185  gerechneten  Wert  für  das 
GD^  der  maximale  Tourenabfall  dD  gleich  p  sein  muß  (hier  6®/^^). 

Wie  wir  im  Nachfolgenden  sehen  werden,  muß  die  Touren- 
änderung künstlich  hervorgerufen  werden.  Dies  geschieht  meistens 
durch  einen  Leistungsregler,  der  bei  einer  bestimmten  vom  Netz 
aufgenommenen  Leistung  eine  bestimmte  Tourenzahl  einstellt.  Ist 
uns  die  Abhängigkeit  der  Tourenzahl  von  der  Leistung  bekannt, 
so  können  wir  ohne  weiteres  aus  der  Kurve  des  Tourenabfalles  die 
Schwankung  der  vom  Netze  aufgenommenen  Leistung  bestimmen. 
Nehmen  wir  beispielsweise  an,  daß  der  Regelungsmechanismus  in 
den  in  Betracht  kommenden  Grenzen  so  funktioniert,  daß  der  pro- 
zentuale Tourenabfall  gleich  der  prozentualen  Leistungsänderung 
ist,  so  stellt  die  Kurve  IT,  bezogen  auf  die  Achse  P  —  P,  auch  die 
Schwankung  der  aufgenommenen  Leistung  in  Prozenten  der  mitt- 
leren Leistung  dar.  Die  Achse  P — P  stellt  den  Mittelwert  der 
Kurve  II  in  bezug  auf  die  Achse  0 — 0  dar. 

Es  ist  noch  zu  bemerken,  daß  die  puffernde  Wirkung  eines 
Schwungrades  auch  ausgenützt  werden  kann,  indem  man  den  Ge- 
nerator wegläßt  und  den  Motor  mit  dem  Schwungrad  direkt  oder 
mittelst  mechanischer  Übertragung  mit  der  veränderlichen  Be- 
lastung (z.  B.  mit  der  Walzenzugmaschine)  kuppelt.  Diese  Methode 
wird  vielfach  beim  Antrieb  von  Walzenstraßen  angewendet.  Die 
Wirkungsweise    des    Schwungrades  wird   hierdurch  nicht  geändert. 
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116.  Verfahren  zur  Tourenandenmg  des  Puffermotora 

Man  steht  jetzt  vor  der  Aufgabe,  den  Puffermotor  so  zu  be- 
treiben, daß  durch  eine  Änderung  seiner  Leistung  um  einige 
Prozente  (z.  B.  10 — 20*/^)  eine  Tourenänderung  von  6 — 12**/o  hervor- 
gerufen wird.  Ohne  besondere  Anordnungen  kann  man  den  Asyn- 
chronmotor und  den  Nebenschlußmotor  hier  nicht  verwenden,  da 
diese  ihre  Tourenzahl  bei  Änderung  der  Leistung  nur  wenig  oder 
gar  nicht  ändern.  Man  muß  somit  zu  künstlichen  Mitteln  greifen, 
welche  im  folgenden  zusammengestellt  sind.  Wir  wollen  erst  den 
Fall  betrachten,  in  welchem  der  Puffermotor  von  einem  Gleichstrom- 
netz gespeist  wird.    Wir  können  hier  die  Tourenänderung  erhalten: 

a)  durch  Vorschaltung  eines  konstanten  Widerstandes 
vor  den  Anker.  Hierdurch  fällt  bei  zunehmender  Stromstärke 
die  Klemmenspannung  des  Motors,  und  es  fällt  auch  bei  konstanter 
Erregung  die  Tourenzahl  des  Motors.  Sei  q  die  zulässige  prozentuale 
Schwankung  der  Leistung  bezw.  des  Stromes  des  Puffermotors,  so 
ergibt  eine  einfache  Rechnung,  daß  das  Verhältnis  des  Verlustes 
im  Widerstand  zu  der  zugeführten  Leistung  sich  wie  p  zu  p-\-qi 
verhält.  Für  i?  =  10^0  und  ^=107o  ergibt  sich  somit,  daß  die 
Hälfte  der  zugeführten  Leistung  in  den  Widerständen  vergeudet 
wird.     Diese  Methode  ist  äußerst  unwirtschaftlich. 

b)  Durch  Vorschaltung  eines  mittelst  Leistungsreglers 
veränderlichen  Widerstandes  vor  den  Anker.  Diese  Methode 
ist  gut  anzuwenden.  Das  Leistungsrelais  ist  ein  Stromrelais,  das, 
sobald  der  Strom  seinen  mittleren  Wert  überschreitet,  Widerstand 
vor  den  Anker  schaltet  und  bei  Abnahme  des  Stromes  unter  seinen 
Mittelwert  Widerstand  ausschaltet.  Bei  der  mittleren  Leistung  des 
Motors  ist  der  halbe  Widerstand  vorgeschaltet.  Ist  eine  Touren- 
änderung von  i?®/o  notwendig,  so  beträgt  der  mittlere  Verlust  durch 
die  Regulierung  ii?®/©  der  zugeführten  Leistung. 

c)  Durch  Anordnung  einer  Hauptschlußwicklung  auf 
den  Magneten  des  Puffermotors.  Durch  eine  derartige  Wicklung 
wird  bei  zunehmender  Stromstärke  das  Feld  verstärkt  und  es  nimmt 
somit  die  Tourenzahl  ab.  Man  kann  auch  die  ganze  Nebenschluß- 
wicklung weglassen  und  einen  reinen  Hauptschlußmotor  anwenden.^) 
Ist  der  Hauptschlußmotor  ungesättigt,  so  ändert  sich  sein  Feld 
proportional  mit  dem  Strome  und  es  ist  somit  die  Tourenzahl  um- 
gekehrt proportional  dem  Strome.  Eine  Leistungsänderung  von 
z*  B.  10  7o  ruft  dann  eine  Tourenänderung  von  ebenfalls  ca.  10®/o 


^)  G.  Meyersberg,    Über   Ausgleich   von   Belastungsschwankungen   in 
Kraftübertragungsanlagen,     ETZ  1903,  S.  261. 

Arnold,  Gleichstrommaachine.   II.   9.  Anf  I.  ^^ 
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hervor.  Ist  der  Motor  gesättigt,  so  ist  das  insofern  ungünstig,  als 
die  Tourenänderung  bei  der  gleichen  Leistungsänderung  kleiner 
ist,  als  bei  dem  ungesättigten  Motor.  Bei  dieser  Methode  muß  ein 
Zentrifugalregulator  vorgesehen  werden,  welcher  bei  Überschreitung 
einer  gewissen  Tourenzahl  eine  Nebenschluß\iicklung  einschaltet, 
damit,  wenn  die  Maschine  längere  Zeit  unbelastet  läuft,  sie  nicht 
durchgehen  kann.  Die  Notwendigkeit  dieser  Nebenschlußwicklung 
bedeutet  eine  wesentliche  Erhöhung  des  Aufwandes  an  Magnetkupfer. 


Fig.  454.     Schaltung  eines  Puffermotors  (ETZ  1903,  S.  261). 
PM  =  Puffermotor.  N  =  Nebenschlußwioklung. 

EM=  Erregermaschine.  Z  =  Zentrifugalpendel. 

H==  Hauptschluß  Wicklung.  R  =  Regulator. 

Für  größere  Motoren  empfiehlt  es  sich,  statt  den  Motor  als 
Hauptstrommotor  zu  bauen,  eine  besondere  Erregermaschine  für 
den  Puffermotor  anzuordnen,  welche  mit  konstanter  Tourenzahl  an- 
getrieben wird  und  deren  Magnetwicklung  vom  Hauptstrom  durch- 
flössen wird.    Das  Schema  einer  derartigen  Anordnung  zeigt  Fig.  464. 

d)  Durch  Vorschaltung  einer  Hilfsmaschine  mit  ver- 
änderlicher Spannung  vor  den  Anker.  Diese  Methode  wurde 
von  den  Feiten  &  Guilleaume-Lameyerwerken  bei  der  Anlage 
in  Ligny-les-Aire^)  (s.  auch  S.  528)  verwendet.  Fig.  456  zeigt  die 
Schaltung  des  Puffermotors.  Es  ist  PM  der  Puffermotor  und  ZM  die 
vorgeschaltete  Zusatzmaschine.  Die  letztere  Maschine  kann  separat  mit 
konstanter  Tourenzahl  angetrieben  oder  direkt  mit  dem  Pufferaggre- 
gate gekuppelt  werden.  Sie  wird  vom  Netz  erregt  und  ihre  Erregung 
wird  mittelst  des  Regulators  12,  welcher  von  einem  Leistungsrelais 
beeinflußt  wird,  eingestellt.  Bei  der  mittleren  Leistungsaufnahme 
des  Puffermotors   ist  die  Erregung  der  Hilfsmaschine  ausgeschaltet 

0  Z.  V.  D.  I.  1904,  S.  1615. 
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und  sie  gibt  keine  Spannung.  Steigt  die  Belastung  des  Puffer- 
motors, so  wird  durch  das  Relais  der  Feldregulator  so  eingestellt, 
daß  die  Hilfsmaschine  als  Motor  arbeitet.  Hierdurch  wird  ein  Teil 
der  Netzspannung  abgedrosselt  und  es  fällt  die  Tourenzahl  des 
Pufferaggregates.  Geht  umgekehrt  die  Belastung  des  Puffermotors 
zurück,  so  wird  die  Erregung  der  Hilfsmaschine  so  eingestellt,  daß 


Fi^.  455.    Schaltung  eines  Puffermotors  (Feiten  &  Guilleaume-Lahmeyerwerke). 

sie  als  Generator  arbeitet.  Die  Klemmenspannung  des  Motors  wird 
dann  größer  als  die  Netzspannung  und  das  Pufferaggregat  wird  be- 
schleunigt. Den  Feiten  &Guilleaume-Lahmeyerwerken  ist  auch 
eine  Anordnung  patentiert  ^),  bei  welcher  der  Feldregulator  außer  von 
einem  Stromrelais  noch  von  einem  Zentrifugalregler  beeinflußt  wird. 
Der  letzte  Regulator  potenziert  somit  die  eingeleitete  Tourenänderung. 

e)  Durch  Änderung  des  Feldes  des  Puffermotors.  Diese 
Änderung  läßt  sich  durch  Änderung  der  Erregung  mittelst  Eelais 
erzielen.  Diese  Methode  ist  die  einfachste  und  hat  auch  die  meiste 
Verwendung  erhalten. 

Ist  das  Pufferaggregat  an  ein  Drehstromnetz  angeschlossen, 
so  wird  die  Tourenzahl  des  Asynchronmotors  geändert,  indem 
Widerstände  im  Rotorkreis  ein-  oder  ausgeschaltet  werden.  Die 
Ein-  und  Ausschaltung  kann  durch  ein  Leistungsrelais  oder  ein 
Zentrifugalpendel  erfolgen. 

Für  beide  Stromgattungen  wäre  schließlich  noch  eine  mecha- 
nische Methode  möglich,  indem  man  den  Motor  mittelst  einer  Rei- 
bungskupplung mit  Generator  und  Schwungrad  kuppelt  und  die  Kupp- 
lung so  einstellt,  daß  diese  gleitet,  sobald  die  maximal  zulässige  Be- 
lastung des  Motors  überschritten  wird.  Die  mechanische  Ausführung 
dieses  Prinzips  wird  jedoch  bedeutenden  Schwierigkeiten  begegnen. 


*)  D.  E.  P.  Nr.  159627.    ETZ  1906,  S.  87. 
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117.  Konstruktive  DarchbUdung  des  Pafferaggregates. 

Was  die  konstruktive  Durchbildung  des  Aggregates  betrifft,  so 
wird  der  Puffergenerator  wegen  der  großen  und  raschen  Änderung 
der  Belastung  meistens  mit  Wendepolen  oder  Kompensationswicklung 
versehen.  Das  Schwungrad  wird  aus  Stahlguß  hergestellt  und  so 
bemessen,  daß  seine  Umfangsgeschwindigkeit  80 — 90  m/sec  nicht 
überschreitet.  Zur  Verringerung  der  Luftreibung  kapselt  man  das 
Schwungrad  ein.  Versuche  über  den  Einfluß  der  Kapselung  auf 
die  Luftreibung  wurden  von  Ingenieur  Rö hie*)  an  einem  Schwung- 
rad von  28  t  Gewicht,  welches  bei  450  Umdr.  pro  Min.  eine  Um- 
fangsgeschwindigkeit von  86  m/sec  hatte,  vorgenommen.  Es  zeigte 
sich  hierbei,  daß  der  Gewinn  durch  die  Kapselung  5  KW  betrug. 
Um  die  Luftreibung  möglichst  zu  beseitigen,  lassen  die  Siemens - 
Schuckertwerke  die  Schwungräder  oft  im  Vakuum  laufen,  indem 
die  Kapselung  gegen  die  Welle  abgedichtet  und  mittelst  Luftpumpe 
evakuiert  wird. 

Fig.  456  gibt  das  Bild  eines  Pufferaggregates  der  Ateliers 
de  Constructions  Electriques  de  Charleroi.  Der  Puffermotor 
ist  ein  Asynchronmotor  für  250/350  PS,  333/300  Touren  und  3000 
Volt.  Die  Gleichstrommaschine  liefert  bis  2000  Amp.  mit  einer 
Spannung  von  0  bis  220  Volt.  Das  Scliwungrad  wiegt  24  t  und 
hat  ein  6D*  von  ca.  200000  kgm*.  Die  totale  Schlüpfung  beträgt 
10®/^;  nimmt  man  an,  daß  der  Motor  bei  der  unteren  Leistungs- 
grenze mit  ganz  ausgeschaltetem  Schlüpf ungswiderstand  2^/^^  schlüpft, 
so  bleibt  zwischen  der  unteren  und  oberen  Leistungsgrenze  noch 
eine  Tourenänderung  von   8^/q.     Die   mittlere   Tourenzahl    beträgt 

(0  08\* 
1—0,02 '-  —  ]  =320  Touren. 

Die  Arbeit,  welche  das  Schwungrad  bei  Änderung  der  Touren- 
zahl um  87o  abgeben  bezw.  aufnehmen  kann,  ergibt  sich  nach 
Formel  185,  S,  509  zu: 


JA 


100  \6oy  ^ 


— -j    200000  =  455000  kgm. 

Die  Lager  des  Aggregates  sind  für  Kingschmierung  Und  Preß- 
Ölschmierung  eingerichtet.  Zur  Vermeidung  von  Gußspannungen 
ist  die  Schwungradscheibe  gewölbt  ausgebildet.    Bemerkenswert  ist 


*)  Z.  f.  E.  1906.  S.  701. 
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schließlich  noch  die  fliegende  Anordnung  der  Gleichstrommaschine. 
Das  Ganze  zeigt  einen  schönen,  gut  durchgebildeten  Aufbau. 
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Verfahren  zum  Anlassen  und  zur  Tourenregulierung 
von  Motoren  mit  Nebenschluß-  oder  Fremderregung. 

118.  Das  Anlassen.  —  119.  Anlaßschaltungen.  —  120.  Anlassen  mittelst  Anlaß- 
aggregat. —  121.  Verfahren  zur  Tourenregulierung.  —  122.  Tourenregulierung 
durch  Änderung  der  zu  induzierenden  EMK.  —  123.  Tourenregulierung  durch 
Änderung  des  Kraftflusses.  —  124.  Tourenregulierung  durch  Änderung  der 
Windungszahl.  —  125.  Tourenregulierung  durch  Änderung  der  Polzahl.  — 
126.  Tandem- Anlaß-  und  Begulierverfahren. 

US.  Das  Anlassen. 

Die  Aufgabe  des  Anlassens  besteht  darin,  den  Motor  auf  seine 
Tourenzahl  zu  bringen,  ohne  daß  er  einen  zu  großen  Strom  auf- 
nimmt. Bei  dem  normalen  Belastungsstrome  beträgt  der  Spannungs- 
abfall im  Motor  ca.  2  bis  5°/^  der  Betriebsspannung.  Würde  der 
Motor  bei  Stillstand  direkt  an  das  Netz  angeschlossen  werden,  so 
würde  er  somit  das  50  bis  20  fache  des  normalen  Stromes  aufnehmen 
und  dabei  beschädigt  werden.  Um  dieser  großen  Stromaufnahme 
vorzubeugen,  muß  im  Anfang  des  Anlassens  die  Klemmenspannung 
klein  gemacht  und  während  des  Anlassens  allmählich  erhöht  werden. 
Ferner  ist  der  Motor  beim  Anlassen  immer  voll  zu  erregen,  damit 
bei  einem  bestimmten  Ankerstrom  eine  möglichst  große-  Zugkraft 
erhalten  wird. 

Wir  w^ollen  im  Nachfolgenden  untersuchen,  in  welcher  Weise 
beim  Anlassen  eine  kleine  Spannung  (P^)  an  den  Klemmen  des 
Motors  zu  erhalten  ist.  Wir  können  unterscheiden:  erstens  Anlaß- 
schaltungen, zweitens  Anlassen  mittelst  Anlaßaggregat. 
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119.  Anlaßschaltungen. 

1.  Einschaltung  von  Widerständen  vor  den  Anker. 
Diese  Methode  wurde  eingehend  in  Kapitel  18  und  19  erörtert.  Wie 
dort  nachgewiesen  ist,  wird  hierbei  während  des  Anlassens  etwa 
die  Hälfte  der  zugeführten  Arbeit  im  Widerstand  verbraucht. 

2.  Serie-  und  Parallelschaltung  von  zwei  Motoren.  Er- 
folgt der  Antrieb  einer  Welle  oder  z.  B.  eines  Bahnwagens  durch 
zwei  Motoren,  so  kann  man  die  Anlaßverluste  dadurch  verkleinem, 
daß  man  die  Motoren  beim  Anfang  des  Anlassens  in  Reihe  und  in 
der  zweiten  Anlaßperiode  parallel  schaltet.  Bei  der  Reihenschal- 
tung addieren  sich  die  EMKe  und  die  Widerstände  der  beiden  Mo- 
toren, so  daß  die  Motoren  arbeiten,  als  ob  jeder  für  sich  nur  an 
die  halbe  Spannung  angeschlossen  wäre.  Diese  Methode  wird  bei 
Nebenschlußmotoren  nur  selten  angewandt.  Bei  den  Hauptstrom- 
Bahnmotoren  hat  sie  eine  allgemeine  Verbreitung  gefunden. 

3.  AnschließendesMotorsan  verschiedeneSpannungen 
einer  Akkumulatorenbatterie.  Bei  dieser  Methode  werden  an 
einer  Batterie  verschiedene  Anschlüsse  gemacht  und  der  Motor 
wird  beim  Anlassen  an  eine  stets  höhere  Spannung  der  Batterie 
angeschlossen.  Die  Anlaßverluste  werden  durch  dieses  Verfahren 
bedeutend  verringert,  jedoch  sind  teuere  und  große  Schaltapparate 
erforderlich.     Heute  ist  diese  Methode  nicht  mehr  gebräuchlich. 

120.  Anlassen  mittelst  Anlaßaggregat 

In  den  letzten  Jahren  ist  von  verschiedenen  Firmen  eifrig  an 
der  Aufgabe  gearbeitet  worden,  die  Schwierigkeiten,  welche  der 
Einführung  des  Elektromotors  bei  den  Förderanlagen  und  Walz- 
werken im  Wege  standen,  zu  beseitigen.  Diese  Betriebe  kenn- 
zeichnen sich  dadurch,  daß  innerhalb  kurzer  Zeit  aufeinanderfol- 
gendes Anlassen  und  Stillsetzen  oder  Reversieren  stattfindet  und 
daß  die  Schwankung  der  Belastung  eine  große  ist.  Die  Aufgabe, 
diese  Belastungsschwankungen  auszugleichen,  wurde,  wie  wir  im 
Kapitel  27  erörtert  haben,  durch  die  Anwendung  von  Pufferbat- 
terien und  Pufferaggregaten  gelöst.  Das  Anlassen  ohne  zu  große 
Verluste  und  komplizierte  Apparate  wird  hauptsächlich  durch  An- 
ordnung von  besonderen  Anlaßaggregaten  erreicht. 

Weiter  haben  diese  Anlaßaggregate  noch  Anwendung  gefunden 
bei  dem  Antrieb  mit  Motoren,  deren  Tourenzahl  in  sehr  weiten 
Grenzen,  z.  B.  1:12,  reguliert  werden  muß.  Derartige  Motoren 
kommen  hauptsächlich  für  Papiermaschinen  in  Frage. 
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Im  Nachfolgenden  sind  die  wichtigsten  Schaltungen  der  An- 
laßaggregate zusammengestellt. 

1.  Anlassen  mittelst  besonderen  Generators.  Bei  dieser  Me- 
thode, allgemein  als  Ward-Leonard-Schaltung  bekannt,  kommt 
ein  Motorgenerator  zur  Verwendung,  dessen  Motor  an  dem  Netz 
hängt,  während  der  Generator  an  die  Klemmen  des  Lastmotors  (För- 
dermotor, Walzenzugmotor,  Papiermaschinenmotor)  angeschlossen 
wird.  Der  Lastmotor  wird  konstant  erregt,  während  die  Erregung 
des  Generators  von  Null  bis  zu  einem  positiven  und  negativen 
Maximum  geändert  werden  kann.  Hierdurch  kann  man  an  den 
Klemmen  des  Lastmotors  jede  Spannung  herstellen,  wodurch  das 
Anlassen  sowie  die  Tourenregulierung  nahezu  ohne  besonderen  Ver- 
lust erzielt  werden  kann. 

Eine  Kombination  der  Ward-Leonard-Schaltung  mit  einer  Puffer- 
batterie zeigt  die  von  den  Siemens-Schuckertwerken  ausge- 
führte Förderanlage  auf  dem  Ottiliaeschacht  der  kgl.  Berg- 
inspektion Klausthal^). 

Die  Verhältnisse  sind  hier  folgende: 

Schachtteufe 570  m 

Zahl  der  Wagen  pro  Hub 2 

Nutzlast  pro  Wagen 750  kg 

Fördergeschwindigkeit  für  Materialförderung  10  m/sec 

Gewicht  der  Förderschale 2760  kg 

„         eines  Förderwagens 500  „ 

„         des  Seiles 4,5  kg/m 
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Fig.  457.     Leistungsdiagramm  des  Fördermotora. 

Fig.  457  zeigt  das  Leistungsdiagramm  des  Fördermotors.  Zur 
Verfügung  steht  Gleichstrom  mit  einer  Spannung  von  500  Volt. 
Wie   aus    dem  Diagramm   ersichtlich,    ist   es  nicht  angängig,    den 


*)  Elektr.  Bahnen  1907,  S.  301. 
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Motor  direkt  an  das  Netz  anzuschließen,  da  in  diesem  Falle 
im  Netz  Belastungsstöße  bis  zu  340  PS  auftreten  würden.  Wie 
schon  erwähnt,  wird  bei  dieser  Anlage  eine  Pufferbatterie  ange- 
wandt, und  zwar  in  Kombination  mit  einer  Pirani-Zusatzmaschine 
(s.  S.  508).  Fig.  458  zeigt  das  Schaltungsschema  der  Anlage.  Beim 
Betrieb  sind  die  beiden  Schalter  U  nach  unten  gelegt.  Die 
Anlaßdynamo  ist  dann  nur  unter  Zwischenschaltung  eines  Strom- 
messers Str  mit  dem  Fördermotor  verbunden.  Die  Erregung  des 
Fördermotors  liegt  direkt  am  Netz.  Der  in  diesen  Kreis  einge- 
schaltete Feldschwächer  F  wird   bei   normalem  Betrieb   nicht   ge- 


jrM9^ 


Pu/YkrboJBterie 


Fig.  458.     Schaltungsschema  der  Förderanlage  auf  dem  Ottiliaeschacht. 

braucht.  Der  Erregerstrom  der  Anlaßdynamo  wird  ebenfalls  dem  Netz 
entnommen;  er  kann  durch  Einstellung  des  Regulators  A"Ä IT  (rechts 
in  der  Figur)  beliebig  reguliert  und  umgekehrt  werden.  Der  Motor 
des  Anlaßaggregates  hängt  am  Netz  und  in  seinen  Hauptkreis  ist 
die  Hauptschlußwicklung  der  Pirani-Zusatzmaschine  eingeschaltet. 
Die  Wirkungsweise  d.r  Pirani-Zusatzmaschine  ist  eingehend  im 
Abschn.  114  erörtert.  Werden  die  Schalter  TJ  nach  oben  gelegt,  so 
wird  die  Pirani-Maschine  und  der  Fördermotor  abgeschaltet  und  die 
Anlaßdynamo  auf  die  Klemmen  der  Batterie  gelegt.  Durch  passende 
Erregung  der  Anlaßdynamo  kann  in  dieser  Schaltung  die  Batterie 
aufgeladen  werden. 

Als  Beispiel  einer  Kombination  der  Ward-Leonard-Schaltung  mit 
einem  Schwungradausgleich  diene  die  von  den  Siemens-Schuckert- 
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werken  ausgeführte  Förderanlage  Zollern  II  derGelsenkirchener 
Bergwerks-A.-G.  Merklinde^).  Diese  Kombination,  zuerst  voi^e- 
ßchlagen  von  Oberingenieur  Karl  ligner,  hat  eine  sehr  große  Ver- 
breitung gefunden.  Die  Verhältnisse  des  Schachtes  sind :  Teufe  vorläufig 
280,  später  500  m,  Nutzlast  4200  kg.  Die  größte  Fördei^eschwindtg- 
keit  beträgt  vorläufig  10  ni  sec,  kann  jedoch  später  auch  auf  20  ni/sec 
gebracht  werden.  Die  Welle  der  Fördertrommel  ist  direkt  mit  zwei 
Elektromotoren  gekuppelt,  welche  für  eine  Seilgeschwindigkeit  von 
10  m/sec  hintereinander  und  für  eine  Seilgeschwindigkeit  von 
20  m/»ec  parallel  geschaltet  werden  können.     Die  Motoren  machen 
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Fig.  459.     Stromauf  nähme  des  Puffern  lotors  und  der  FOrdermotoren. 

bei  10  m/sec  Seilgcsch windigkeit  32  Umdrehungen  in  der  Minute. 
Die  Fördermaschine  ist  mit  den  Primärmaschinen  in  demselben 
Saal  untergebracht.  Die  Primärmaschinen  liefern  Gleichstrom  mit 
einer  Spannung  von  600  Volt.  Der  Strom  zur  Speisung  der  För- 
dermotoren kann  sowohl  einer  Batterie  als  einem  Anlaßaggregate 
entnommen  werden.  Das  Anlaßaggregat  nimmt  ca.  300  PS  auf  und 
läuft  mit  einer  Tourenzahl  von  350  Umdrehungen  in  der  Minute. 
Eh  ist  direkt  mit  einem  Schwungrad  von  40  t  gekuppelt.  Die  Touren- 
änderung des  Puffermotors  (s.  Abschn.  115)  beträgt  10%  und  wird 
durch  Änderung  der  Erregung  des  Puffermotors  erzielt  (s.  S.  614). 
Die  Spannung  der  Anlaßdynamo  kann  zwischen  —  500  und  +  500 
Volt    reguliert    werden.      Fig.    459    zeigt,    wie    ausgezeichnet   der 

*)  Nachrichten  der  Siemons-Scliuckertwerke,  Heft  5,  April  1905. 
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Ausgleich  durch  das  Schwungrad  wirkt.  Es  sind  in  dieser  Figur 
die  Stromaufnahme  der  Fördermotoren  und  des  Puffermotors  auf- 
getragen. Während  die  Stromaufnahme  der  Fördermotoren  zwischen 
—  lOüO  bis  -f-  2000  Amp.  schwankt,  ändert  sich  der  dem  Puffer- 
motor zugeführte  Strom  nur  von  etwa  300  bis  460  Amp. 
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Fig.  460  zeigt  das  Schaltungsschema  dieser  Anlage. 

Bei  der  Verwendung  von  Elektromotoren  für  den  Antrieb 
von  Walzenzugmaschinen  liegen  noch  viel  schwierigere  Ver- 
hältnisse vor  als  bei  dem  Antrieb  der  Fördermaschinen.  Die  maxi- 
mal erforderliche  Leistung  beträgt  hier  je  nach  der  Art  der  Strecke 
8000  — 10000  PS  und  es  sind  bis  acht  Umsteuerungen  in  der 
Minute  erforderlich.  Die  Aufgabe  einer  schnellen  Umsteuerung  und 
eines  guten  Ausgleiches  wurde  ebenfalls  durch  Anwendung  der 
ligner- Schaltung  gelöst.  Diese  Lösung  ist  eine  so  vollkommene, 
daß  bei  der  Beschreibung  einer  ausgeführten  Hüttenanlage  ^)  erwähnt 
wird,  daß  das  Reversierwalzwerk  der  angenehmste  Stromabnehmer 
für  das  elektrische  Netz  ist  und  daß  die  Schwankung  der  Stroment- 
nahme im  Vergleich  zu  Schwankungen,  die  durch  andere  Betriebe 
im  Netz  hervorgerufen  werden,  ganz  zu  vernachlässigen  ist. 

Um  einen  Einblick  in  die  Verhältnisse  einer  elektrisch  betrie- 
benen Reversierwalzenstraße  zu  erhalten,  diene  folgende  kurze  Be- 
schreibung der  von  der  Allgemeinen  Elektrizitäts-Gesellschaft 
in  Berlin  ausgeführten  Anlage  auf  der  Hildegardehütte*). 

Für  den  Betrieb  der  Anlage  waren  folgende  Bedingungen  zu 
erfüllen:  Regulierbarkeit  der  Tourenzahl  der  Walzenzugmotoren 
zwischen  Stillstand  und  110  bis  120  Touren  i.  d.  Min.,  sechsmaliges 
Anlassen  und  Stillsetzen  während  einer  Minute  bei  wechselnder 
Drehrichtung,  Beschleunigung  auf  volle  Umlaufszahl  in  3  bis  4 
Sekunden,  Abgabe  eines  mittleren  Drehmomentes  entsprechend  einer 
Leistung  von  3600  PS  und  eines  maximalen  Drehmomentes  ent- 
sprechend einer  Leistung  von  10000  PS  bei  110  Touren. 

Um  das  rasche  Anlassen  mit  möglichst  geringem  Drehmoment 
zu  erreichen,  war  es  notwendig,  das  Trägheitsmoment  der  Anker 
der  Walzen zugmotoren  möglichst  klein  zu  machen.  Dies  wurde 
erreicht  durch  Verteilung  der  Leistung  auf  drei  gleiche  Einheiten. 
Das  GD^  der  drei  Motoren  beträgt  180000  kgm®,  dieses  erfordert 
bei  gleichmäßiger  Beschleunigung  auf  110  Touren  innerhalb  4  Sekun- 
den ein  Drehmoment  entsprechend  einer  Leistung  von  2000  PS  bei 
110  Touren. 

Das  Umformeraggregat  besteht  aus  einem  Drehstrom-Asynchron- 
motor für  3000  Volt  50  Perioden  von  2600  PS  und  375  Umdr/Min., 
zwei  Gleichstrom-Anlaßdynamos  und  zwei  Stahlgußschwungrädern 
von  je  26  t  Gewicht  und  80  m/sec  Umfangsgeschwindigkeit.  Jede 
Anlaßdynamo  ist  für  500  Volt  und  eine  maximale  Stromstärke  von 


1)  Elektr.  Bahnen  1907,  S.  821. 

*)  Ausführliche   Beschreibung   der   Anlage  siehe:   H.  Alexander,   E?rZ 
1907,  S.  727  und  Geyer,  Elektr.  Bahnen  u.  Betriebe  1907,  S.  321. 
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8000  Amp.  gebaut,  so  daß  von  jeder  Maschine  4000  KW  ent- 
nommen werden  können. 

Zur  Verhinderung  unzulässiger  Beanspruchungen  des  Antriebes 
und  der  Konstruktionsteile  der  Walzenstraße  dient  ein  Maximal- 
ausschalter, der  so  eingestellt  ist,  daß  er  etwa  bei  9000  KW  aus- 
schaltet. 

Wegen  der  Unsicherheit  gleichmäßiger  Stromverteilung,  welche 
bei  Parallelschaltung  direkt  gekuppelter  Maschinen  auftritt,  wurden 
sowohl  die  Anker  der  zwei  Anlaßdynamos,  wie  die  Anker  der  drei 
Motoren  in  Serie  geschaltet,  so  daß  die  Maximalspannung  im  Gleich- 
stromkreis 1000  Volt  beträgt. 

Die  Tourenzahl  des  Umformer-Aggregates  schwankt  bei  nor- 
malem Betriebe  zwischen  376  und  320  und  sinkt  bei  härteren 
Blöcken  bis  auf  300  herab.  Die  Regulierung  der  Tourenzahl  und 
die  Reversierung  der  Walzenzugmotoren  erfolgt  durch  Regulierung 
der  Spannung  und  Umkehrung  der  Polarität  der  Anlaßdynamos 
mit  Hilfe  eines  Steuerschalters,  welcher  den  im  Feld  Stromkreis  der 
Dynamos  liegenden  Nebenschlußregulator  und  Umschalter  betätigt. 
Ein  Erregerumformer  gibt  Gleichstrom  von  230  Volt  ftlr  die  Er- 
regung der  Dynamos  und  der  Motoren. 

Sowohl  die  Anlaßdynamos  als  die  Walzenzugmotoren  sind  mit 
verteilter  Kompensationswicklung  nach  D6ri  und  Wendepolen  ver- 
sehen. H.  Alexander^)  motiviert  die  Wahl  von  kompensierten 
Maschinen  gegenüber  Wendepolmaschinen  (ohne  Kompensation  des 
Ankerquerfeldes)  damit,  daß  die  Wendepolmaschine  wegen  der  nicht 
aufgehobenen  Quermagnetisierung  einen  wesentlich  größeren  Luft- 
spalt erhalten  muß,  da  anderenfalls  zu  starke  zusätzliche  Eisen- 
verluste in  den  Ankerzähnen  und  eine  schädliche  Erhöhung  der 
Spannung  zwischen  benachbarten  Kommutatorsegmenten  infolge  der 
Feldverzerrung  auftreten.  Der  größere  Luftspalt  der  Wendepol- 
maschine bedingt  eine  stärkere  Feldwicklung,  und  daher  lang- 
samere Erregung  infolge  der  größeren  Zeitkonstante  der  Wicklung, 
ihre  größere  radiale  Ausdehnung  der  Hauptpole  und  Wendepole 
hat  femer  größere  Streuung  zur  Folge,  wodurch  eine  Beschrän- 
kung der  Überlastungsfähigkeit  der  Maschine  eintritt.  (Vgl.  Bd.  I, 
Abschn.  142,  S.  671.) 

Um  bei  kurzen  Überlastungen  den  Strom  innerhalb  des  Aus- 
schaltungsbereiches des  Maximalausschalters  zu  halten,  sind  die 
Anlaßgeneratoren  mit  einer  gegenkompoundierenden,  die  Walzen- 
zugmotoren mit  einer  aufkompoundierenden  Feldwicklung  versehen. 
Hierdurch  wird  eine  Dämpfung  des  Stromes  durch  das  Anwachsen 


1)  ETZ  1907,  S.  780. 
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des  Stromes  selbst  bewirkt  und  das  Drehmoment  der  Walzenzug- 
motoren für  eine  bestimmte  Stromstärke  erhöht  und  zu  gleicher  Zeit 
bei  zunehmender  Belastung  die  Tourenzahl  herabgesetzt.    Die  Herab- 


fig.  461.  Sohaltungsschema  des  Beversierstraßen- Antriebes  der  Hildegardehütte. 

a  =  Drehstrommotor  des  Schwoingrad- 
Umformers. 

b  =  Schwungräder. 

€  =  Anlaßgenerator. 

d=  Walzen  zugmotoren. 

e  =  Sohlupfregler. 

f  =  Anlaßregulator. 

^  =  Drehstrommotor  der  Erreger-Um- 
former. 

h  =  Erreg^rdynamo. 


i  =  Hilfsdynamo. 

k  =  Automatischer  Maximalaus> 
Schalter. 

l  =  Hauptfeld  der  Anlaßgenera- 
toren. 

m  =  Hilfsfeld  der  Anlaßgeneratoren. 

n  =  Hauptfeld  der  Walzen  zugmotoren. 

0   =  Hilfsfeld  der  Walzenzugmotoren. 

p  =  Umschalter. 


Setzung  der  Tourenzahl  hat  die  Folge,  daß  für  ein  gegebenes  Dreh- 
moment eine  kleinere  zugeführte  Leistung  erforderlich  ist  und  daß 
außerdem   die   für   die  Beschleunigung   erforderliche  Leistung  ver- 
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ringert  wird.  Da  bei  der  Umkehrung  der  Erregung  der  Genera- 
toren sich  Spannung  und  Strom  zu  gleicher  Zeit  umkehren,  werden 
die  gegenkompoundierenden  Windungen  für  jede  Richtung  des 
Stromes  richtig  geschaltet  sein.  Bei  den  Walzenzugmotoren  behält 
beim  Reversieren  die  Fremderregung  ihren  Sinn  bei,  während 
der  Strom  des  Motors  sich  umkehrt.  Es  ist  somit  bei  den  Motoren 
nur  möglich,  eine  richtige  Wirkung  der  Hauptschlußwindungen  für 
jede  Drehrichtung  zu  erzielen,  indem  man  den  Strom  in  der  Haupt- 
schlußwicklung bei  Änderung  der  Drehrichtung  umkehrt.  Würde 
man  diese  Umkehrung  im  Hauptkreis  vornehmen,  so  würde  einer 
der  Hauptvorzüge  der  Anlaßschaltung,  Vermeidung  des  Schaltens 
im  Hauptstromkreis,  verloren  werden.  In  der  vorliegenden  Anlage 
wurde  deshalb  eine  besondere  Erregermaschine  zur  Speisung  der 
Hauptschlußwicklungen  angeordnet.  Diese  Maschine  wird  vom  Haupt- 
strom der  Walzenzugmotoren  erregt  und  ist  schwach  gesättigt,  so 
daß  ihre  Klemmenspannung  annähernd  dem  Hauptstrom  proportional 
ist.  Der  Strom  in  der  Hauptschlußwicklung  ist  jetzt  gering  und 
kann  ohne  Schwierigkeit  umgeschaltet  gehen.  Der  Umschalter  der 
Hauptschlußwicklung  für  den  Erregerstrom  der  Walzenzugmotoren 
ist  derart  mit  dem  Anlaßregulator  gekuppelt,  daß  bei  Umkehrung 
des  Erregerstromes  des  Anlaßgenerators  gleichzeitig  die  Strom- 
richtung in  der  genannten  Hauptschlußwicklung  umgekehrt  wird. 
Diese  besondere  Erregermaschine  wird  mit  der  gewöhnlichen  Erreger- 
maschine von  einem  Drehstrom- Asynchronmotor  angetrieben.  (Aggre- 
gat g,  Ä,  i  Fig.  461.) 

Versuche  zeigten,  daß  es  ohne  die  zulässige  Stromstärke  der 
Reversiermotoren  zu  übersteigen  möglich  war,  die  Motoren  in  2  bis 
2^/2  Sek.  auf  die  volle  Tourenzahl  von  110  Umdrehungen  pro  Minute 
zu  bringen.  Beim  Auswalzen  von  Knüppeln  ergab  sich,  daß  bei 
Schwankungen  an  den  Walzmotoren  von  0  —  4000  PS  die  dem 
Drehstrommotor  zugeführte  Leistung  nur  um  50  KW  oberhalb  und 
unterhalb  der  normalen  Leistung  schwankte. 

Fig.  461  zeigt  das  Schaltungsschema  und  Fig.  462  eine  Photo- 
graphie dieser  Anlage.  In  Fig.  462  ist  im  Hintergrund  der  Lgner-Üm- 
former  sichtbar.  Im  Vordergrunde  steht  der  Umformer  für  die  Er- 
regung, rechts  stehen  die  drei  direkt  gekuppelten  Reversiermotoren. 
Die  Schaltanlage  befindet  sich  links,  sie  ist  in  der  Figur  weggelassen. 
2.  Anlassen  mittelst  Yorschaltiuig  einer  Anlaßniaschine.  Diese 
Methode  ist  in  Fig.  463  dargestellt.  Vor  den  Anker  des  Lastmotors  I/3f 
ist  der  Anker  einer  Anlaßmaschine  JLif  geschaltet,  welche  von  einer 
Nebenschlußmaschine  M  auf  konstanter  Tourenzahl  gehalten  wird. 
,  Befindet  sich  das  Aggregat  im  Betrieb  und  will  man  den  Lastmotor 
anlassen,  so  erregt  man  die  Anlaßraaschine  AMh&i  offenem  Schalter  iS 
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Fig.  463.     Anlaßschaltang  mit 
vorgeschalteter  Anlaßmaschine. 


BO,  daß  ihre  SpanDung  gleich  der  Netzspannung  ist.  Dann  schließt 
man  den  Schalter  S  und  schaltet  die  Erregung  des  Motors  LM  auf 
das  Netz.  Da  die  Klemmenspannung  der  Zusatzmaschine  gleich  der 
Netzspannung  gemacht  wurde,  ist  die  Klemmenspannung  des  Motors 
gleich  Null.  Es  wird  jetzt  die  Erregung  der  Zusatzmaschine  allmählich 
geschwächt,  wodurch  die  Spannung 
an  den  Klemmen  des  Motors  LM  steigt 
und  der  Anlauf  beginnt.  Die  Zusatz- 
maschine läuft  dann  als  Motor,  in- 
dem sie  die  Netzspannung  abdros- 
selt. Die  Leistung,  welche  sie  auf- 
nimmt, ist  gleich  abgedrosselte  Span- 
nung mal  Anlaßstromstärke  und  wird 
dem  Netz  durch  die  direkt  gekup- 
pelte Maschine  M  zurückgeliefert. 
Bei  der  konstanten  Erregung  der  Ma- 
schine M  kann    das  Aggregat  seine 

Tourenzahl  nur  innerhalb  enger  Grenzen  ändern.  Ist  der  Anlauf 
beendet,  d.  h.  ist  die  Spannung  der  Zusatzmaschine  gleich  Null, 
so  kann  der  Motor  direkt  an  das  Netz  angeschlossen  und  das  Ag- 
gregat abgestellt  werden.  Bei  dieser  Anordnung  ist  die  Anlaß- 
maschine für  die  volle  Spannung  und  Stromstärke  des  Lastmotors 
zu  bemessen. 

Die  Anlaßmaschine  kann  halb  so  groß  werden,  wenn  man  mit 
der  Erregung  dieser  Maschine  nicht  nur  bis  Null  geht,  sondern 
auch  die  Richtung  des  Erregerstromes  umkehrt,  so  daß  die  Span- 
nung der  Anlaßmaschine  sich  zu  der  Netzspannung  addieren  kann. 
Diese  Schaltung  wurde  u.  a.  von  den  Feiten  &  Guilleaume- 
Lahmeyerwerken  bei  der  Förderanlage  für  die  Corapagnie  des 
Mines  de  Ligny-les-Aire^)  angewandt.  Die  Verhältnisse  dieser 
Anlage  sind :  Schachtteufe  400  m,  Nutzlast  2200  kg,  Fördergeschwin- 
digkeit 6  m/sec.  Der  Antrieb  der  Treibscheibe  geschieht  durch 
zwei  direkt  gekuppelte,  fliegend  angeordnete  Elektromotoren.  Ihr 
Kraftbedarf  beträgt  beim  Anlaufen  zusammen  ungefähr  510  PS  und 
während  des  Betriebes  etwa  300  PS.  Das  Anlassen  geschieht  in 
der  oben  erwähnten  Weise  mittelst  einer  umkehrbaren  Zusatz- 
maschine. Diese  Maschine  ist  direkt  mit  einer  Puffermaschine  ge- 
kuppelt und  das  ganze  Aggregat  erhält  ein  Schwungrad  von  6,5  t 
mit  einem  G^Z)*=  33300  kgm^  Um  den  Tourenabfall  der  Puffer- 
maschine  hervorzurufen,  wurde  nach  der  auf  S.  513  beschriebenen 
Methode  eine  umkehrbare  Zusatzmaschine  vor  den  Anker  der  Puffer- 


')  Z.V.D.L  1904,  S.  1615. 
Arnold,  Gleichstrom maschine.   II.   2.  Aufl. 
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maschine  geschaltet.  Diese  Zusatzmaschine  ist  direkt  mit  dem 
Aggregate  gekuppelt.  Der  Puffermotor  ist  für  maximal  400  Amp.  bei 
460  bis  640  Volt,  die  Anlaßmascbine  für  400  Amp.  bei  0  bis  640  Volt 
und  die  Zusatzmaschine  für  400  Amp.  bei  0  bis  113  Volt  gebaut. 
Das  Aggregat  läuft  mit  maximal  500  Umdr.  pro  Min.  Um  die  puffernde 

Wirkung  des  Schwung- 
rades auszunützen,  ist 
ein  Tourenabfall  von 
30®/q  vorgesehen. 

Fig.  464  zeigt 
das  vollständige  Schal- 
tungBschema.  Es  ist 
ZM  die  Zusatzmaschin  e, 
Plf  der  Puffermotor  und 
^3f  die  Anlaßmaschine. 
Bei  dieser  Anlaßmetho- 
de muß  bei  Änderung 
der  Fahrrichtung  die 
Schaltung  der  Motoren 
selbst  geändert  werden. 
Dies  geschieht  hier 
durch  Umschaltung  dei 
Leitungen  im  Anker- 
stromkreis. Diese  Um- 
schaltung bietet  jedoch 
keine  Schwierigkeiten, 
da  im  Moment  des  Um- 
schaltens  die  Spannung 
an  den  Klemmen  Null 
ist.  Der  Umschalter  ist 
in  Fig.  464  ersicht- 
lich. Außerdem  ist  die 
Anlage  mit  verschiedenen  Sicherheitsvorrichtungen  ausgerüstet,  durch 
welche  die  ganze  Anlage  stromlos  wird,  sobald  die  Motoren  zu 
stark  überlastet  werden  oder  wenn  die  Erregung  der  Anlaß- 
maschine oder  der  Fördermotoren  unterbrochen  wird. 

Nach  einem  Patent  von  Brown,  Boveri  &  Cie.  kann  man 
die  anfängliche  Verringerung  der  Erregung  der  Zusatzmaschine 
und  die  Steigerung  derselben  nach  Umkehr  der  Stromrichtung  auch 
selbsttätig  erfolgen  lassen.  Fig.  465  zeigt  die  Schaltung.  Die  An- 
laßmaschine AM  ist  mit  zwei  p]rregerwicklungen  Ä  und  B  versehen. 
Ä  liegt  am  Netz,  während  B  an  den  Klemmen  des  Lastmotors  liegt. 
Beim   Stillstand    des  Lastmotors  LM  herrscht   an  seinen  Klemmen 


Fig.  464.     Schaltungsschema  der  Förderanlage 
der  Comp,  des  Minea  de  Ligny-les-Aire. 
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keine  Spannung  und  es  fließt  in  der  Magnetwicklung  B  kein  Strom. 
Infolge  der  Erregung  durch  die  Wicklung  Ä  wird  an  den' Klemmen 
der  Zusatzmaschine  eine  EMK  erzeugt,  welche  der  Netzspannung 
entgegengesetzt  und  um  soviel  kleiner 
als  dieselbe  ist,  daß  der  erforderliche 
Anlauf  Strom  durch  den  Motor  LM 
fließt.  Setzt  der  Motor  sich  in  Be- 
wegung, so  steigt  die  Spannung  an 
seinen  Klemmen  und  die  Wicklung 
B  erregt  sich.  Da  die  Amperewin- 
dungen der  Wicklung  B  denjenigen 
der  Wicklung  Ä  entgegen  gerichtet 
sind,  wird  die  Spannung  der  Zusatz- 
maschine abnehmen  und  die  Klemmen- 
spannung des  Motors  zunehmen.  Die 

Wicklung  B  ist  so  bemessen,  daß  am  Schluß  der  Anlaufperiode  die 
Zusatzmaschine  eine  Spannung  gleich  der  Netzspannung  gibt  und 
zwar  von  gleicher  Richtung,  so  daß  beim  Lauf  die  Motorspannung 
gleich  der  doppelten  Netzspannung  ist. 

3.  Anlaßaggregat  für  Dreileitemetze.  Eine  Schaltung  eines 
Anlaßaggregates  für  Dreileiternetze,  bei  welcher  von  den  beiden 
besprochenen    Anlaßmethoden     Gebrauch    gemacht    wird,     wurde 


Fig.  465.     Anlaßschaltong  nach 
Brown,  Boveri  &  Cie. 


i  b 

Fig.  466.    Anlaßschaltung  für  Dreileitemetz. 


Siemens  &  Halske  in  Wien  patentiert^)  (Fig.  466).    In  der  ersten 
Anlaßperiode  (Fig.  466a)  treibt  die  Maschine  Ä^  den  Generator  J.^ 


1)  Z.iE.  1904,  S.  511. 
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an.  Dieser  Generator  ist  direkt  auf  die  Klemmen  des  Lastmotors  M 
geschaltet  (Ward -Leonard-Schaltung).  Die  Spannung  des  Generators  A^ 
wird  allmählich  von  0  auf  die  halbe  Netzspannung  gebracht  und 
der  Motor  läuft  an.  Liegt  der  Motor  an  der  halben  Netzspannung, 
so  kann,  ohne  eine  Änderung  in  den  Zustand  zu  bringen,  der 
Schalter  S^  geschlössen  werden.  In  der  zweiten  Anlaßperiode 
(Fig.  466b)  wird  die  Verbindung  2 — 3  hergestellt  und  der  Schalter 
S,  geöffnet.  Die  Maschine  A^  wird  jetzt  als  vorgeschaltete  Zu- 
satzmaschine benutzt.  Ihre  Erregung  wird  allmählich  verringert, 
während  die  Erregung  der  Maschine  A^  konstant  gehalten  wird. 
Auch  in  dieser  Anlaßperiode  läuft  die  Maschine  A^  als  Motor,  indem 
sie  die  abgedrosselte  Leistung  mittelst  des  Generators  A^  wieder  ins 
Netz  liefert.  Der  Motor  3f  erreicht  seine  volle  Tourenzahl ,  wenn 
die  Spannung  der  Maschine  A^  gleich  Null  ist.  Er  kann  dann  an 
das  Netz  angeschlossen  werden. 


121.  Verfahren  zur  Tourenre^uliernng. 

Die  Gleichung  für  die  Tourenzahl 

n  =  60.10«4~5 
N  p    0 

gibt  uns  die  verschiedenen  Wege  an,  auf  welchen  man  auf  die 
Tourenzahl  einwirken  kann;  es  ergeben  sich  entsprechend  den 
vier  Faktoren   der  Gleichung  vier  verschiedene  Reguliermethoden: 

1.  Änderung  der  zu  induzierenden  EMK-fi?^. 

2.  Änderung  des  Kraftflusses  <P. 

3.  Änderung  der  Windungszahl  N. 

4.  Änderung  der  Polzahl  2?. 

122.  Tourenregulierung  durch  Änderung  der  zu 
induzierenden  EMK. 

1.   Schaltung  von  Widerständen  vor  den  Anker.    Nach 
Seite  416  erhalten  wir  in  diesem  Fall  die  Gleichung 

Es  ist  J^R  der  Spannungsabfall  im  vorgeschalteten  Widerstand 

und  J^  Rg  der  Abfall  in  der  Ankerwicklung  und  unter  den  Bürsten. 

Da  bei   dieser  Regulierung  der  Kraftfluß  <P  konstant  gehalten 
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wird,   folgt   aus  61.  182,  S.  484,  daß  das  Drehmoment  dem  Anker- 
strom proportional  ist,  somit 

Führt   man    diese  Beziehung   in  die  Gleichung   für  E^  ein ,  so 
findet  man 

E^  =  P-c&iB-{-B^) (186) 

Die  Einwirkung  eines  bestimmten  Wertes  des  Vorschaltwider- 
standes  B  auf  die  zu  induzierende  EMK  und  damit  auch  auf  die 
Tourenzahl  ist  also  von  dem  zu  leistenden  Drehmoment  abhängig; 
bei  großem  Drehmoment  wird  die  Tourenzahl  durch  den  gleichen 
Widerstand  mehr  verringert  als  bei  kleinem,  und  bei  Leerlauf  hat 
der  Vorschaltwiderstand  sehr  wenig  Einfluß.  Die  genaue  Einstellung 
einer  bestimmten  Tourenzahl  ist  also  bei  dieser  Reguliermethode 
nicht  möglich.  Außerdem  ist  dieselbe  sehr  unökonomisch,  da  bei 
ihr  von  der  gesamten,  dem  Motor  zugeführten  Energie  PJ  ein 
der  Verminderung  der  Tourenzahl  prozentual  gleicher  Teil  in  den 
Vorschaltwiderständen  vernichtet 
wird,  der  Wirkungsgrad  also  im 
Verhältnis  der  Tourenänderung 
sinkt. 

Um  den  Einfluß  der  Größe 
des  Drehmomentes  auf  die  Touren- 
zahl zu  vermindern,  schaltet  die 
Cutler-Hammer       Manufactu- 

ringCo.  nach  der  Schaltung  Fig.  „      ,^„     a,  ^  ^.  m 

,^„       ^       ,        ,^         ,     ,      ,^^       *',    Flg.  467.     Schaltung  zur  Tourenregu- 

467  außer  dem  Vorschaltwiderstand    n^^j^g  der  Cutler-Hammer  Mfg.  Co. 

B  noch  einen  Regulierwiderstand  S 

parallel  zum  Motor.    Durch  eine  einfache  Rechnung  ergibt  sich  dann 

die  induzierte  EMK 


-VWWVW — 1 

WMVWWW 

-wW- 

L 


E^=- 


•+f 


C^i 


B 


1  + 


(187) 


FüriS  =  oo  geht  diese  Gleichung  in  Gl.  186  über.  Wir  sehen 
weiter,  daß  der  Einfluß  von  t?  auf  die  Tourenzahl  um  so  kleiner 
ist,  je  kleiner  S  ist.  Natürlich  nehmen  die  Verluste  in  den  Wider- 
ständen mit  Abnahme  von  S  stark  zu.  Die  Regulierung  ist  außer- 
ordentlich unökonomisch  und  kann  nur  da,  wo  die  Geschwindig- 
keitsverminderung kurze  Zeit  dauert,  angewendet  werden. 

2.  Anschließen  an  verschiedene  Spannungen  einer 
Akkumulatorenbatterie.  Diese  Methode  wurde  bei  dem  Anlaß-» 
verfahren  S.  518  erörtert. 
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3.  Anschließen  an  ein  Dreileiternetz  mit  zwei  ver- 
schiedenen Spannungen.   Um  eine  möglichst  große  Geschwindig- 

keitsabstufüng,  wie  sie  z.  ß.  Druckereipressen  und 
Papiermaschinen  verlangen,  zu  erhalten,  werden 
öfters  mit  Vorteil  Dreileiternetze  mit  zwei  verschie- 
denen Spannungen  angewandt.  Es  stehen  dann  für 
den  Betrieb  der  Motoren  diese  zwei  Spannungen  und 
ihre  Summe,  d.  h.  die  Spannung  zwischen  den 
Außenleitem,  zur  Verfügung,  woraus  sich  drei  ent- 
sprechende Geschwindigkeitsstufen  ergeben. 

In    der  Praxis   gebräuchliche  Zahlen    sind  75 

und   160  Volt  zwischen   je   einem  Außenleiter  und 

Fig.  468.     Drei-      ^^^  Mittelleiter  (Fig.  468),    so  daß  sich  zwischen 

leiterschaltung       den  Außenleitern  eine  Spannung  von  225  Volt  er- 

mit  verschiede-       gibt.      Hier   wird   also    durch    die   Änderung   der 

nen  Einzelspan-      Spannung  eine  Tourenvariation  im  Verhältnis  1 :  3 
nangren  für  Tou-  .  ,  ^ 

,•  erreicht, 

renreguherung 

von  Motoren.  Diese  Methode  gestattet  nur  eine  Regulierung 

mit  sehr  großen  Stufen ;  sie  ist  daher  für  sich  allein 
meist  nicht  genügend  und  kann  nur  in  Verbindung  mit  anderen 
Hilfsmitteln  (Vorschaltwiderständen,  Nebenschlußregulierung)  ange- 
wandt werden. 

4.  Anwendung  besonderer  Regulieraggregate.  Die 
bei  den  Anlaßverfahren  besprochenen  Anlaßaggregate  (Abschn.  120) 
können  für  die  Tourenregulierung  als  Regulieraggregate  angewandt 
werden.  Es  läßt  sich  bei  diesen  Aggregaten  jede  Spannung  an  den 
Klemmen  des  Motors  mit  nur  geringen  Verlusten  herstellen.  Ein 
anderer  Vorteil  dieser  Regulierung  besteht  darin,  daß  jeder  Stellung 
des  Magnetregulators  des  Reguliergenerators  eine  Tourenzahl  des 
Lastmotors  entspricht,  welche  nur  wenig  von  der  Belastung  des 
Lastmotors  abhängig  ist. 

Für  einige  Betriebe  (z.  B.  bei  den  Motoren  für  Antrieb  von  Papier- 
maschinen) ist  es  jedoch  notwendig,  auch  diese  kleinen  Schwan- 
kungen der  Tourenzahl  bei  Änderung  der  Belastung  zu  beseitigen. 
Um  dies  zu  erreichen,  wird  man  erstens  dafür  Sorge  tragen, 
daß  das  Aggregat  mit  konstanter  Tourenzahl  läuft.  Ist 
der  Aggregatmotor  ein  Gleichstrommotor,  so  kann  man  es  durch 
Kompoundierung  desselben  erreichen,  während,  wenn  der  Aggregat- 
motor ein  Asynchronmotor  ist,  die  Tourenzahl  nahezu  konstant 
gehalten  werden  kann  durch  Einschaltung  eines  von  einem  Zentri- 
fugalpendel beeinflußten  Schlupfregulators.  Ferner  ist  der  Anlaß- 
generator zu  korapoundieren,  um  die  Spannungsabfälle  im  Anlaß- 
generator  und  in  den  Zuleitungen   zum  Lastmotor,    sowie  die  ent- 
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magnetisierenden  Amperewindungen  des  Anlaßgenerators  zu  kom- 
pensieren und  eine  derartige  Änderung  der  Klemmenspannung  des 
Lastmotors  zu  erzeugen,  daß  seine  Tourenzahl  sich  nicht  ändert. 
Die  erforderliche  Änderung  der  Klemmenspannung  zum  Konstant- 
halten der  Tourenzahl  bei  Änderung  der  Belastung  hängt  bei  einem 
fremderregten  Motor  davon  ab,  in  welchem  Verhältnis  sich  Span- 
nungsabfall und  Ankerrückwirkung  ändern.  (S.  Bd.  I,  S.  615.)  Im 
allgemeinen  wird  die  Wirkung  des  Spannungsabfalles  überwiegen 
und  es  wird  bei  zunehmender  Belastung  eine  Zunahme  der  Klemmen- 
spannung zum  Konstanthalten  der  Tourenzahl  erforderlich  sein. 
Einem  bestimmten  Strom  des  Reguliergenerators  entspricht  auch 
eine  bestimmte  Amperewindungszahl  des  Hauptschlusses,  so  daß 
diese  Regulierung  nur  dann  für  jede  Spannung  richtig  wirkt,  wenn 
der  Generator  schwach  gesättigt  ist. 

Ist  das  Regulieraggregat  gleichzeitig  Pufferaggregat,  so  ist  für 
die  Wirkung  des  Schwungrades  ein  bestimmter  Toureuabfall  des 
Aggregates  erforderlich.  Bei  den  Betrieben,  bei  welchen  Puffer- 
s-ggregSitG  zur  Verwendung  kommen,  braucht  man  auf  ein  genaues 
Konstanthalten  der  Tourenzahl  bei  einer  bestimmten  Erregung  des 
Generators  und  verschiedenen  Belastungen  im  allgemeinen  kein 
großes  Gewicht  zu  legen.  Ist  der  Tourenabfall  des  Pufferaggregates 
jedoch  groß,  oder  ist  die  Erregermaschine  des  Generators  direkt  mit 
dem  Aggregate  gekuppelt,  so  kann  der  Abfall  der  Klemmenspan- 
nung des  Generators  und  somit  der  Tourenzahl  des  Lastmotors 
bei  Abnahme  der  Tourenzahl  des  Aggregates  beträchtlich  werden. 
Wir  müssen  dann  auch  hier  Mittel  anwenden,  um  den  Einfluß 
der  Tourenändemng  des  Aggregates  zu  kompensieren. 

Durch  Kompoundierung  des  Generators  lassen  sich  in  diesem 
Fall  keine  richtigen  Resultate  erzielen,  da  die  Tourenänderung  des 
Aggregates  von  der  Größe  und  Dauer  der  Belastung,  die  Kom- 
poundierung dagegen  nur  von  der  Größe  des  Stromes  abhängig 
ist.  Da  der  Generator  mit  verschiedenen  Klemmenspannungen 
arbeitet,  steht  aber  die  Belastung  zu  der  Stromstärke  dieses  Gene- 
rators in  keinem  bestimmten  Verhältnis.  Wir  müssen  somit  das 
Feld  des  Anlaßgenerators  direkt  von  der  Tourenzahl  beeinflussen 
lassen. 

Wird  der  Generator  des  Aggregates  vom  Netz  oder  von  einer 
Batterie  aus  erregt,  so  kann  man  eine  Erhöhung  der  Erregung 
beim  Abfall  der  Tourenzahl  durch  Ausschalten  von  Widerstand 
im  Erregerkreis  bewirken.  Um  diese  Regulierung  zu  verfolgen, 
nehmen  wir  zunächst  an,  daß  die  Magnetisierungskurve  des  Gene- 
rators eine  Gerade  sei  und  wählen  folgende  Verhältnisse.  Bei  der 
höchsten  Tourenzahl  und  einem  Widerstand   des  Erregerkreises  von 
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10  Q  sei  die  Klemmenspannung  des  Generators  100  Volt,  verringert 
man  jetzt  den  Widerstand  des  Erregerkreises  auf  5  fl,  so  wird  bei 
der  gleichen  Tourenzahl  die  Klemmenspannung  gleich  200  Volt. 
Jetzt  nehmen  wir  weiter  an,  daß  die  Tourenzahl  um  5  ®/^  fällt,  und 
daß  dabei  0,6  Q  selbsttätig  aus  dem  Erregerkreis  geschaltet  werden. 
Nun  ist  0,5  Q  b^j^  von  10  Q.  Bei  der  Klemmenspannung  von 
100  Volt  wird  somit  durch  diese  Regulierung  der  Einfluß  des 
Tourenabfalles  vollständig  kompensiert,  da  die  prozentuale  Erhöhung 
des  Elrregerstromes  gleich  dem  prozentualen  Tourenabfall  ist.  Weiter 
ist  0,5  ü  10^/|>  von  5  Q.  Bei  der  Klemmenspannung  von  200  Volt 
werden  wir  somit  eine  Überkompoundierung  von  b^/^  erhalten, 
da  die  Erhöhung  der  Erregung  10**/q  ist,  während  der  Tourenabfall 
nur  b^/^  beträgt.  Ist  der  Generator  normal  gesättigt,  so  ist,  um 
den  Einfluß  der  Tourenänderung  auf  die  Klemmenspannung  des 
Generators  zu  kompensieren,  gerade  bei  einer  größeren  Klemmen- 
spannung eine  größere  Erhöhung  der  Erregung  erforderlich  als  bei 
einer  kleinen  Klemmenspannung.  Es  wird  somit  in  diesem  Fall 
eine  annähernd  richtige  Regulierung  erzielt  werden. 

Wird  der  Generator  von  einer  besonderen  direkt  mit  dem 
Aggregate  gekuppelten  Maschine  erregt,  so  kann  man,  falls  er  un- 
gesättigt ist,  eine  vollständige  Kompensation  der  Tourenschwankung 
erhalten.  Ist  die  Magnetisierungskurve  des  Anlaßgenerators  eine 
Gerade,  so  ist  die  erforderliche  Erhöhung  der  Erregung,  bei  einer 
bestimmten  Tourenzahl  für  verschiedene  Spannungen,  der  Erreger- 
stromstärke proportional.  Um  diese  Erhöhung  der  Erregung  hervor- 
zurufen, braucht  man  somit  nur  die  Klemmenspannung  der  Erreger- 
maschine um  einen  bestimmten  Prozentsatz  zu  erhöhen.  Für  jede 
Tourenzahl  des  Aggregates  muß  man  somit  eine  bestimmte  Klemmen- 
spannung der  Erregermaschine  einstellen.  Dies  ist  natürlich  in 
einfacher  Weise  durch  Änderung  der  Erregung  der  Erregermaschine 
möglich. 

Es  ist  jetzt  noch  die  Frage,  wie  die  Änderung  der  Erregung 
des  Generators  oder  seiner  Erregerinaschine  bei  Änderung  der 
Tourenzahl  des  Aggregates  selbsttätig  gemacht  werden  kann.  Erstens 
kann  dies  dadurch  erfolgen,  daß  der  Regulator  einer  der  genannten 
Erregerkreise  direkt  von  einem  Zentrifugalpendel  beeinflußt  wird, 
oder  zweitens  dadurch,  daß  das  Organ  (Relais  oder  Schlupfregulator), 
welches  die  Tourenänderung  des  Aggregates  bewirkt  (s.  Abschn.  116), 
mit  dem  genannten  Regulator  gekuppelt  wird.  Diese  letztere  Methode 
gibt  deshalb  richtige  Resultate,  weil  bei  den  meisten  Anordnungen 
von  Pufferaggregaten  eine  bestimmte  Stellung  des  Relais  einer  be- 
stimmten Tourenzahl  des  Aggregates  entspricht. 
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123.  Tourenregulterung  durch  Änderung  des  Eraftflusses. 

Die  Änderung  des  Kraftflusses  0  eines  Nebenschlußmotors 
wirkt,  da  dieser  in  der  Hauptgleichung  183  im  Nenner  steht,  im 
entgegengesetzten  Sinne  auf  die  Tourenzahl  ein,  wie  die  Änderung 
der  induzierten  EMK.  Während  daher  bei  den  bisher  betrachteten 
Methoden  durch  die  Regulierung  meist  eine  Herabsetzung  der  Touren- 
zahl bewirkt  wurde,  wird  durch  die  vorliegende  Regulierungsart 
eine  Tourenerhöhung  erreicht.  Die  Methode  hat  den  großen  Vorteil, 
daß  sie  den  Wirkungsgrad  des  Motors  sehr  wenig  beeinflußt. 

Die  Änderung  des  Kraftflusses  0  eines  Nebenschlußmotors  kann 
durch  Änderung  der  Amperewindungszahl  des  Nebenschlusses,  durch 
Änderung  des  magnetischen  Widerstands  oder  durch  Bürstenver- 
stellung bewirkt  werden. 

Die  einfachste  uud  daher  beinahe  ausschließlich  angewendete 
Methode  ist  die  Schwächung  des  Erregerstroms  mittelst  in  den  Er- 
regerkreis eingeschalteter  Widerstände.  Diese  kommt  auch  stets 
dann  zur  Anwendung,  wenn  es-  sich  darum  handelt,  die  Touren- 
zahl des  Nebenschlußmotors  bei  verschiedenen  Belastungen  kon- 
stant zu  halten.  Die  Änderung  der  Amperewindungszahl  durch 
Hintereinander-  oder  Parallelschalten  der  Nebenschlußspulen  ist  nicht 
zweckmässig,  da  das  Umschalten  der  Spulen  wegen  ihrer  großen 
Selbstinduktion  mit  Schwierigkeiten  verknüpft  ist.  Eine  Änderung 
der  Windungszahl  einer  Spule  hat  auf  die  Amperewindungszahl 
der  Nebenschlußmotoren  keinen  Einfluß. 

Die  Erhöhung  der  Tourenzahl,  welche  man  durch  Schwächung 
der  Feldmagnete  erreichen  kann,  ist  begrenzt  durch  die  Möglich- 
keit funkenfreier  Kommutation.  Es  wirken  hier  nämlich  zwei  Um- 
stände gleichzeitig  ungünstig  auf  die  Kommutation  ein.  Einerseits 
wird  das  kommutierende  Feld  geschwächt  und  andererseits  wird 
durch  das  Ansteigen  der  Geschwindigkeit  die  Dauer  des  Kurz- 
schlusses verkürzt.  Es  sind  daher  für  eine  Tourenänderung  in 
weiten  Grenzen  Maschinen  mit  künstlicher  Kommutation 
am  Platze.  Mit  Wendepolmotoren  ist  eine  Tourenregulierung  durch 
bloße  Änderung  der  Felderregung  von  1:6  gut  möglich,  deshalb 
sind  die  anderen  Methoden  zur  Verkleinerung  des  Kraftflusses  fast 
vollständig  durch  die  reine  Nebenschlußregulierung  unter  Anwendung 
von  Wendepolen  verdrängt  worden.    (Siehe  Abschn.  76.) 
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124.  Tourenreguliening  durch  Änderung  der  WindungszahL 

Diese  Art  der  TourenÄnderung  wird  erreicht  durch  Anwendung 
von  Ankern  mit  zwei  Wicklungen  und  zwei  Kommutatoren.  Wählt 
man  z.  B.  für  die  eine  Wicklung  eine  Windungszahl  N^^  =  300 
und  für  die  andere  Wicklung  ^3  =  100,  so  lassen  sich  hiermit 
vier  verschiedene  Windungszahlen  und  also  auch  vier  verschiedene 
Geschwindigkeiten  des  Motors  einstellen.  Werden  beide  Wick- 
lungen hintereinander  geschaltet,  so  resultiert  eine  Windungszahl 
N^-{-N^  =  400;  Nj^  allein  gibt  3üO,  N^  allein  100;  femer  kann 
man  noch  die  beiden  Wicklungen  gegeneinander  schalten,  man  er- 
hält dann  N^^  —  .^/2  =  200  wifksame  Windungen.  Nun  ist  die  Touren- 
zahl, wie  Gleichung  183  zeigt,  für  sonst  gleiche  Verhältnisse,  der 
Windungszahl  umgekehrt  proportional;  entspricht  z.  B.  der  Hinter- 
einanderschaltung beider  Wicklungen  N  =  400  eine  Tourenzahl 
von  300,  so  sind  außerdem  noch  die  Tourenzahlen  600,  900  und 
1200  mit  der  Maschine  zu  erreichen.  Da  der  maximale  Strom,  der 
dem  Motor  zugeführt  werden  kann,  in  allen  Fällen  gleich  ist,  so 
verhalten  sich  die  maximalen  Drehmomente  direkt  wie  die  Win- 
dungszahlen (Gl.  182),  während  die  Leistung  des  Motors  für  alle 
vier  Schaltungen  annähernd  gleich  bleibt,  da  ja  E^J^  annähernd 
konstant  ist. 

Man  erhält  bei  dieser  Methode  einen  sehr  weiten  Regulier- 
bereich, kann  jedoch  nur  ganz  bestimmte  Tourenzahlen  mit  sehr 
großen  Abstufungen  einstellen.  Um  auch  mit  dazwischen  liegenden 
Geschwindigkeiten  arbeiten  zu  können,  wird  meist  außerdem  Feld- 
regulierung angewandt.  Beim  Übergang  von  einer  Windungszahl 
zur  andern  ist  durch  Vorschalten  von  Widerständen  ein  allzu  starkes 
Anwachsen  des  Stromes  zu  verhindern. 

125.  Tourenregulierung  durch  Änderung  der  Polzahl. 

Obwohl  einige  Ausführungen^)  nach  diesem  System  vorliegen, 
hat  diese  Methode  keine  praktischen  Erfolge  aufzuweisen.  Da 
diese  Regulierungsmethode  außerdem  unökonomisch  ist,  wollen  wir 
nicht  weiter  auf  sie  eingehen. 

126.  Tandem -Anlaß-  und  Regulierverfahren.*) 

Für  Betriebe,  bei  welchen  eine  große  Tourenregulierung  er- 
forderlich ist,  wie  z.  B.  bei  Papiermaschinenantrieben,  verwendet  die 
Bergmann  Elektrizitätswerke  A.-G.  eine  besondere  Kombination 

1)  Z.V. D.I.  1896,  S.  178. 

«)  Elektr.  Bahnen  u.  Betriebe  1906,  S.  359. 
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eines  Hauptschluß-  und  eines  Nebenschlußmotors.  Die  Motoren  sind 
direkt  miteinander  gekuppelt  oder  in  irgend  einer  anderen  Weise 
zwangläufig  miteinander  verbunden.  Die  Kombination  kann  mit 
^/ao  ^^^  vollen  Tourenzahl  arbeiten,  ohne  daß  nennenswerte  Ver- 
luste durch  Vorschaltwiderstände  entstehen.  Fig.  471  zeigt  sechs 
verschiedene  Schaltstufen.  Wie  ersichtlich,  werden  die  Hauptschluß- 
und  Nebenschlußmotoren  sowohl  hintereinander  als  parallel  ge- 
schaltet. Wir  wollen  deshalb  kurz  untersuchen,  wie  die  Touren- 
zahl sich  einstellt  und  wie  die  Leistung  sich  bei  den  beiden 
Schaltungen  auf  die  Motoren  verteilt.  Wir  nehmen  für  unsere  Be- 
trachtungen an,  daß  der  Hauptschlußmotor  ungesättigt  sei,  so  daß  wir 
schreiben  können:  induzierte  EMK  im  Anker  des  Hauptschlußmotors 

Eu=G^nJ, (188) 

induzierte  EMK  im  Anker  des  Nebenschlußmotors 

EN  =  G^n (189) 

Wir  betrachten  jetzt  zunächst  die  Hintereinander- Schaltung. 
Ist  JBh  der  Spannungsabfall  im  Anker,  unter  den  Bürsten  und  im 
Hauptschluß  des  Hauptstrommotors  und  JBn  der  Spannungsabfall 
im  Anker  und  unter  den  Bürsten  des  Nebenschlußmotors,  und  ist 
weiter  F  die  Netzspannung,  so  ist 

F=EH+EN^J(RH+BN)=C^nJ-\-G^n-\~J{EH  +  BN) 

Hieraus  ergibt  sich  die  Tourenzahl 

^F—J{Bh\-B^) 

*"  qj+c,  •    •    • 


(190) 


Durch  Einführung  dieser  Werte 
von  n  in  die  Gleichungen  188  und 

189  können  wir  für  jeden  Be- 
lastungsstrom J  die  zugehörigen 
induzierten  EMKe  Eh  und  E^  fin- 
den. E^  ist  direkt  der  Tourenzahl 
proportional.     Aus  der  Gleichung 

190  ist  weiter  zu  ersehen,  daß 
das  Aggregat  sich  vollkommen  wie 
ein  Doppelschlußmotor  verhält. 

Da  die  beiden  Motoren  von 
demselben  Strom  durchflössen 
werden,  verhalten  sich  ihre  Lei- 
stungen wie  ihre  induzierten  EMKe. 
Das  Verhältnis  Leistung  des  Hauptschlußmotors  zur  Leistung  des 
Nebenschlußmotors  wird  somit  gleich 
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Fig.  469.     Hinterein  ander-Schal  tung 
eines  Hauptschluß-  und  Nebenschluß- 
motors. 
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^1 


=  ^J 


Eh 

Ejf       G, 

und  somit  J  proportional.  Unter  den  Annahmen:  P=  210  Volt; 
Gl  =  0,1;  Co  =  0,2;  Bjf-^-RH^^Q  sind  in  Fig.  469  in  Abhängig- 
keit vom  Belastungsstrome  J  aufgetragen:  in  Kurve  /die  induzierte 
EMK  Esy  in  Kurve  11  die  induzierte  EMK  Ejf,  in  Kurve  HI  das  Ver- 
hältnis der  Leistung  des  Hauptschlußmotors  zur  Leistung  des  Neben- 
schlußmotors. Die  Kurve  der  Tourenzahl  fällt  mit  der  Kurve  II 
der  induzierten  EMK  Es  zusammen. 

Bei  Parallel- Schaltung  der  beiden  Motoren  erhalten  wir  fol- 
gende Bedingungsgleichungen 

P=EH+JHBn={C^n  +  EH)JH.     .     •     (191) 

F=Es'\-JnBn=  C^n  +  JsBs   •     .     .     (192) 

worin  Jh  und  J^  bezw.  die  Ströme  in  den  Hauptschluß-  und  Neben- 
schlußmotoren sind.  Läßt  man  die  Spannungsabfälle  außer  Betracht, 
so  sieht  man  aus  Gl.  192,  daß  die  Tourenzahl  unabhängig  von  der 
Belastung  und  für  einen  bestimmten  Wert  von  C,  konstant  ist.  Bei 
konstanter  Tourenzahl  muß  jedoch,  damit  die  Gl.  191  erfüllt  ist, 
auch  der  Strom  im  Hauptschlußmotor  konstant  sein.    Es  folgt  hieraus, 

daß  der  Hauptschlußmotor  für 
alle  Belastungen  die  gleiche  Lei- 
stung abgibt,  während  der 
Nebenschlußmotor  seine  Lei- 
stung nach  der  Belastung  rich- 
tet. Sinkt  die  Belastung  unter 
die  konstante  Leistung  des 
Hauptschlußmotors ,  so  fängt 
der  Nebenschlußmotor  an  gene- 
ratorisch zu  arbeiten  und  liefert 
den  Überschuß  an  Leistung  wie- 
der in  das  Netz  zurück.  Für  die 
früher  angegebenen  Verhältnisse 
(es  ist  Bh=Bx  angenommen) 
sind  in  Fig.  470  in  Abhängigkeit 
vom  totalen  Belastungsstrome  («7^  + Jjv)  aufgetragen:  in  Kurve  Ider 
Strom  Jff,  in  Kurve  11  der  Strom  Jy,  in  Kurve  III  das  Verhältnis  der 
Leistung  des  Hauptschlußmotors  zur  Leistung  des  Nebenschlußmotors 
und  in  Kurve  IV  die  Tourenzahl. 

Wir  wollen  jetzt  die  verschiedenen  Schaltstufen  näher  betrachten. 
Fig.  471  I  stellt  die  Anlaufschaltung  dar.  Die  Maschinen  sind 
hintereinander  geschaltet.    Im  Hauptkreis  ist  ein  Widerstand  W  ein- 
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Fig.  470.   Parallel- Schaltung  eines  Haupt- 
strom- und  eines  Nebenschlußmotors. 
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geschaltet  und  außerdem  ist  der  Anker  des  Nebenschlußmotors  auf 
einen  Widerstände  W^  kurzgeschlossen.  Der  Nebenschlußmotor 
wirkt  somit  in  dieser  Schaltung  generatorisch  und  bremst  das 
Aggregat.  Durch  Betätigung  eines  Geschwindigkeitsreglers  wird 
der  Widerstand  W^  allmählich  vergrößert,  wodurch  das  Aggregat 
seine  Tourenzahl  erhöht.  Der  Widerstand  W^  wird  schließlich  ab- 
geschaltet. Auf  Stufe  n  liegt  nur  noch  der  Widerstand  W  im 
Hauptkreis.   Dieser  wirkt  genau 
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wie  ein  vorgeschalteter  Wider- 
stand bei  einem  Doppelschluß- 
motor. Auf  Stufe  III  ist  der 
Widerstand  W  ausgeschaltet  und 
das  Aggregat  arbeitet  wie  oben 
erläutert.  Auf  Stufe  IV  sind  die 
Maschinen  parallel  geschaltet 
und  dem  Anker  des  Nebenschluß- 
motors ist  ein  Widerstand  TT  vor- 
geschaltet. Da  die  Tourenzahl 
des  Aggregates  sich  hauptsäch- 
lich nach  der  Schaltung  des 
Nebenschlußmotors  richtet,  so 
wird  es  sich  in  dieser  Schaltung 
verhalten  wie  ein  Nebenschluß- 
motor mit  vorgeschaltetem  Wi- 
derstände. Auf  Stufe  V  ist  der 
Widerstand  W  ausgeschaltet  und 
dem  Hauptschluß  ein  Wider- 
stand W^  parallel  geschaltet.  In 
dieser  Schaltung  verhält  sich  das 
Aggregat,  wie  oben  erläutert, 
wie  ein  Nebenschlußmotor.  Der 
Shunt  TFj  ändert  nur  den  Teil 

der  Leistung,  welchen  der  Hauptschlußmotor  von  der  Gesamtleistung 
übernimmt,  und  zwar  übernimmt  der  Hauptschlußmotor  einen  um  so 
größeren  Teil  der  Gesamtleistung,  je  kleiner  der  Widerstand  W^  ist. 
Auf  Stufe  VI  ist  ein  Widerstand  W^  in  den  Erregerkreis  des 
Nebenschlußmotors  geschaltet.  Das  Aggregat  wirkt  jetzt  wie  ein 
Nebenschlußmotor  mit  Feldschwächung.  Wird  die  Magnetwicklung 
des  Hauptschlußmotors  unverändert  gelassen,  während  das  Feld  des 
Nebenschlußmotors  geschwächt  wird,  so  wird  der  Teil  der  Gesamt- 
leistung, welchen  der  Hauptschlußmotor  übernimmt,  kleiner. 


Fig.  471.    Tan  dem- Anlaß-  und  Begulier- 
verfahren    der   Bergmann -Elektrizitäts- 
werke A.-G. 
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127.  Verfakr»  zu  AalasM«  aad  zar  ToTemegwIicnBig  tob 
HaqitodÜiiteotareB. 

F?ir  rla*  Anla^j^^n  nnd  die  Tourenregnlienin^  von  Hauptstrom- 
moforen  kommen  die  g-Ieichen  Faktoren  in  Betracht,  wie  bei  den 
Neh^erischlnßmotoren,  Die  verschiedenen  dort  angegebenen  Methoden 
k^mnen  in  i^achgemäfieitÜbertragnng  auch  hier  angewandt  werden. 
Wir  wollen  hier  nnr  diejenigen  znsammenfassen,  welche  sich  in  der 
PraxJÄ  b^^wäbrt  haben. 

A,  Im«  An)a.«t«en  und  die  Regelung  dmdi  Anderas^  der  im- 
inssiertem  EXK  kann  auf  folgenden  Arten  geschehen: 

1,  Hr'Jialtnng  eines  Widerstandes  vor  den  Anker.  Die 
Krnwirknng  des  Vorschaltwiderstandes  anf  die  Tonrenzahl  wird  hier 
in  geringerem  Maßf;  als  bei  Nebenächloßmaschinen  (siehe  S.  532) 
d?irch  da«  auszuübende  Drehmoment  bedingt,  nnd  für  geringe 
HÄftigungen,  bei  welchen  der  Kraftflaß  der  Stromstärke  proportional 
ist  (^-~--^cJ)f  entspricht  einem  bestimmten  Vorschaltwiderstande  JB 
eine  bestimmte  Tourenverminderung  CA,  was  man  leicht  ans  fol- 
gender Berechnung  entnehmen  kann.  GL  183,  S.  484  geht  für  den 
befraehU.'ten  Fall  über  in 

,E        d  E  E 

J  J 

In  der  Endglr;ichung  stellt  das  erste  Glied  die  Tourenzahl  dar, 
mit  welcher  der  Motor  bei  der  betreffenden  Stromstärke  ohne  Vor- 
«eimltwidorstand  laufen  würde,  und  CB  ist  die  durch  den  Vor- 
sciialtwiderstand  hervorgerufene  Touren  Verminderung,  welche,  wie 
man  Hi(5ht,  von  der  Stromstärke  unabhängig  ist.  Hieraus  kann 
man  erk(?nnen,  daß  der  Vorschaltwiderstand  das  Durchgehen  des 
Mdtors  hol  Entlastung  nicht  verhindert,  weil  er  die  hohen  Touren- 
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zahlen,  die  der  Motor  dann  annimmt,  eben  nur  um  einen  kon- 
stanten, verhältnismäßig  kleinen  Wert  vermindert. 

2.  Serie- und  Parallelschaltung  von  zwei  Motoren.  Diese 
Methode  ist  sehr  verbreitet,  sie  wird  fast  allgemein  beim  Betrieb 
von  Straßenbahnwagen  mit  zwei  Motoren  angewandt. 

Beim  Anfahren  werden  hier  die  beiden  Motoren  zuerst  hinter- 
einander geschaltet.  Sie  brauchen  dabei  einen  bedeutend  kleineren 
Vorschaltwiderstand,  als  ein  Motor  allein  benötigen  würde,  da  jeder 
Motor  nur  die  halbe  Spannung  erhält  und  die  Eigenwiderstände 
beider  Motoren  hintereinander  geschaltet  sind.  Ist  die  halbe  Ge- 
schwindigkeit erreicht,  so  werden  beide  Motoren  unter  Vorschaltung 
eines  Widerstandes  parallel  geschaltet;  ihre  Anzugskraft  bleibt  daher 
die  gleiche  und  die  Geschwindigkeit  erhöht  sich  allmählich  auf 
die  normale. 

Die  Gesamtleistung  der  beiden  hintereinander  geschalteten  Mo- 
toren (2—*  Jiy  J  ist  natürlich  nur  halb  so  groß,   wie  die  Leistung 

bei  Parallelschaltung  {2  Ej^Ji]), 

Ein  Beispiel  einer  Schaltung  nach  dem  Serie-Parallelsystem 
gibt  Fig.  472,  in  der  die  Anlaßmethode  dargestellt  ist,  welche  die 
Westinghouse  Mfg.  Co.  bei  Bahn- 
motoren benutzt.  In  Schaltstufe  1  wer- 
den beide  Motoren  hintereinander 
unter  Vorschalten  eines  Anlaßwider- 
standes (F)  an  das  Netz  gelegt.  In 
den  beiden  folgenden  Stufen  wird 
der  Anlaßwiderstand  ausgeschaltet. 
In  den  Stufen  4,  5  und  6  wird  durch 
Schwächung  des  Feldes  des  einen 
Motors  (I)  bewirkt,  daß  die  Spannung 
desselben  sinkt  und  der  andere  Motor 
(II)  allmählich  auf  die  volle  Netz- 
spannung kommt.  Dieser  letztere 
arbeitet  in  Stufe  7  allein.  In  Stufe  8 
wird  Motor  II  mit  einem  Vorschalt- 
widerstand parallel  zu  I  zugeschaltet; 
der  Vorschaltwiderstand  soll  dabei 
verhüten,  daß  beim  Parallelschalten 
ein  Stoß  auftritt;  ohne  ihn  würde 
nämlich  Motor  II  sofort  die  gleiche 
Stromstärke  wie  Motor  I  aufnehmen,  und  die  gesamte  Zugkraft, 
die  auf  den  Wagen  ausgeübt  wird,  würde  plötzlich  verdoppelt  wer- 
den.   Stufe  10  stellt  die  Schaltung  für  volle  Fahrt  dar. 


1  V^^ — /M^W" 

2 V*W\% — .MMAV—'d)»— •(£)»— (ZZ)- 

3 — vwvw— /wwv-^J^— ^D» 

5-p^VWV\q <J)^ VWMV-^tI>— 


•^(j)f  Avwv — ^Qy- 


«-< 


Fig.  472.    Schaltstufen  beim  An- 
lassen   von    zwei    Motoren    nach 
dem  Serie-Parallelsystem. 
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B.  Die  Regulierang  der  Tourenzahl  durch  Änderung  des  Kraft- 
flusses kann  wie  folgt  geschehen. 

a)  Durch  Anordnung  eines  Regulierwiderstandes 
(Shunt)  parallel  zur  Erregerwicklung. 

b)  Durch  Abschalten  von  einzelnen  Windungen  der  Er- 
regerwicklung. Diese  beiden  Methoden  bieten  wenig  Bemerkens- 
wertes. 

c)  Durch  Serie-  und  Parallelschaltung  der  Erreger- 
spulen.    Diese   Schaltung   ist    durch    die   Sprague   Compagnie 

eingeführt  worden.  Die  Feld- 
wicklung wird  gewöhnlich  in 
C  ^  drei  Abteilungen  geteilt  (Fig. 
473).  Beim  Einschalten  wer- 
den sämtliche  Windungen  hin- 
Q  tereinander    geschaltet;    außer- 

dem ist  ein  Vorsch  altwiderstand 
>wwwvs        c  ^    vorgesehen    (Stufe    1);     die 

5 LLjÜ — '^^^^^^^^^^'^^^"^ —    Stromstärke   ist   dann  in  allen 

^^^^^^^^^^        ^  Erregerspulen    gleich    der  An- 

6 B  f^  — jvvwvww-O^    kerstromstärke  und  das  Anzugs- 


o~ 


r'wwwwi 
A 

wwvwv 
B 

C 


-o- 


moment  wird  am  größten.  In 
Stufe  2  ist  der  Vorschaltwider- 
stand  abgeschaltet.  In  Stufe  3 
wird  die  Spule  Ä  kurzgeschlos- 
sen. Nr.  4  und  7  sind  Zwischen- 
stufen, die  gegenüber  den  vor- 
hergehenden keine  Änderung 
Fig.  473.  Schema  der  Sprague-Schaltung.  bedeuten  und  sich  nur  mit  Rück- 
sicht auf  die  Schaltapparate 
ergeben.  Um  einen  Unterschied  in  der  Erregung  zwischen  Stufe  4 
und  5  zu  erhalten,  muß  man  die  Windungszahl  der  Spule  B 
etwas  größer  wählen,  als  die  der  beiden  andern.  Bei  der  letzten 
Stufe  8  sind  alle  drei  Spulen  parallel  geschaltet,  jede  führt  nur 
einen  Teil  des  Ankerstromes,  und  die  Amperewindungszahl  ist  etwa 
auf  ^/g  vermindert.  Die  Tourenzahl  steigt  also  auf  das  Dreifache, 
während  die  Zugkraft  entsprechend  sinkt. 

Die  Geschwindigkeitsregulierung  durch  Umschalten  der  Magnet- 
spulen hat  bei  Verwendung  von  nur  einem  Motor  zum  Antrieb  den 
Vorteil,  daß  sie  sehr  ökonomisch  arbeitet.  Als  Nachteil  ist  zu  be- 
zeichnen, daß  die  Erregerspulen  gleichzeitig  als  Anlaßwiderstände 
dienen  und  so  der  entsprechende  Effektverlust,  der  sonst  in  den 
Widerstandsapparaten    auftritt,    eine    vergrößerte   Erwärmung   der 
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Motoren  selbst  veranlaßt;    auch  werden  die  Motoren  etwas  größer 
als  bei  reiner  Widerstandsschaltung. 

Beim  Antrieb  mit  zwei  Motoren  (Schaltungsschema  Fig.  474) 
kommt  hierzu  noch  der  Umstand,  daß  es  hier  infolge  ungleicher 
Feldstärke  leicht  vorkommen  kann,  daß  sich  der  Strom  nicht  gleich- 
mäßig auf  die  beiden  Anker  verteilt  und  der  eine  Motor  überlastet 
und  unzulässig  erwärmt  wird.  Es  ist  nämlich  fast  unmöglich,  die 
Felder   beider   Motoren    vollständig    gleich    zu    machen;    einerseits 


Erste  Stufe. 


|VWW\Vi         jvwvwwj        jvwwvwj        r*0^ 
UwwJ        UwvwvJ       Uwww*       '-K^^ 


Letzte  Stufe. 


rVWlVWVWS 

j — wvwyAV— ' 


^ 


Fig.  474.    Schema  der  Sprague-Sohaltung  für  zwei  Motoren. 

werden  die  Widerstände  der  Magnetspulen  meist  etwas  verschieden 
sein,  was  z.  B.  schon  leicht  durch  ungleiche  Kontaktwiderstände 
im  Kontroller,  in  welchem  ja  der  Strom  in  die  einzelnen  Spulen 
verteilt  wird,  veranlaßt  werden  kann,  und  ferner  können  auch 
Unterschiede  zwischen  den  Lufträumen  beider  Motoren  vorkommen. 
Nehmen  wir  z.  B.  zwei  25  PS -Motoren  an,  welche  bei  500  Volt 
Klemmenspannung  ca.  40  Amp.  verbrauchen,  und  setzen  den  Fall, 
daß  aus  irgend  einer  Ursache  ihre  Felder  um  2^0  verschieden 
seien.  Der  Ankerwiderstand  jedes  Motors  betrage  0,5  Ä,  der  Wider- 
stand der  Feldwicklung  0,9  Q,  Bei  gleicher  Feldstärke  würde  dann 
in  jedem  der  beiden  Motoren  eine  EMK 

E^  =  500  —  0,45 .  80  —  0,5  •  40  =  444  Volt 

induziert  werden.  Sind  dagegen  die  Feldstärken  um  2^/^^  ver- 
schieden, so  werden  die  induzierten  EMKe,  da  ja  die  Tourenzahlen 
gleich  sind,  auch  um  2^/q,  also  etwa  um  9  Volt  verschieden  sein. 
Es  sei  z.  B.  -E;^i  =  439,5  Volt  und  -E^2  =  448,5  Volt.  Dann  wird 
500  —  0,45.80  —  439,5 


J. 


0,5 


=  49  Amp. 


und 


500-0,45  80  —  448,5 
J,  = — =  31  Amp. 


Arnold,  Gleichstrommascbine.   II.   8.  Aufl. 
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Die  beiden  Stromstärken  sind  also  um  46  ^/^  verschieden.  Der 
stärker  belastete  Motor  wird  nun  mehr  erwärmt  als  der  andere, 
Infolge  davon  steigt  sein  Feldwiderstand  noch  mehr  an,  seine  Feld- 
stärke und  EMK  sinken  weiter  und  die  Stromverteilung  zwischen 
beiden  Ankern  wird  noch  ungünstiger.  Eine  einmal  eingetretene 
Verschiebung  der  Belastung  wird  sich  daher  von  selbst  immer  mehr 
steigern.  Die  Parallelschaltung  zweier  Anker,  wie  sie  die  Sprague- 
Regulierung  mit  sich  bringt,  ist  daher  zu  vermeiden;  sie  ist  bei 
Straßenbahnen,  wo  sie  früher  angewendet  wurde,  heute  gänzlich 
verlassen. 
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128.  Das  Dreileitersystem.  —  129.  Spannungsteilung  durch  Akkumulatoren  und 
Ausgleichmaschinen.  —  130.  Maschinen  mit  zwei  Ankerwicklungen  und  zwei 
Kommutatoren.  —  131.  Spannungsteilung,  System  von  Dolivo-Dobrowolsky. 
—    132.   Dreileitermaschine   von    Ossanna.    —    133.    Dreileitermaschine    von 

Dettmar. 

128.  Das  Dreileitersystem. 

Das  im  Jahre  1882  von  J.  Hopkineon  erfundene  Dreileiter- 
system hat  den  Zweck,  unter  Beibehaltung  der  durch  die  Glüh- 
lampen bedingten  Verbrauchsspannung  die  Verteilungsspannung  zu 
verdoppeln.     Dies   wird    da- 

" — '  '  '  '  '  ur 


0  o- 


4i. 


+  ii 


I 


durch  erreicht,  dafi  die  Kon- 
sumstellen   in    zwei    Abtei- 
lungen   geteilt     und     beide 
Hälften,  wie  Fig.  475  zeigt, 
so    hintereinander  geschaltet       Fig.  475.    Schema  der  Dreileiterschaltung, 
werden,    daß  sämtliche  Ver- 
braucher der  einen  Hälfte  mit  allen  Verbrauchern  der  andern  Hälfte 
verbunden  sind.      Das   Dreileitersystem   stellt   sonach    eine  Kombi- 
nation von  Parallel-  und  Serieschaltung  dar. 

Nimmt  man  zunächst  an,  daß  in  beiden  Netzhälften  eine  gleiche 
Anzahl  gleich  großer  Belastungen  eingeschaltet  seien,  so  kann  man 
immer  je  zwei  derselben  einander  zuordnen  und  sie  unabhängig 
von  den  andern  hintereinandergeschaltet  denken,  so  daß  der  Strom 
z.  B.  durch  Leitung  I  zufließen  und  durch  Leitung  II  abfließen  wird ; 
die  Mittelleitung  bleibt  dabei  stromlos.  Überwiegt  dagegen  die  Be- 
lastung in  der  einen  Netzhälfte,  so  muß  die  Differenz  der  Ströme 
beider  Netzhälften  durch  die  Mittelleitung  fließen. 

Die  Spannung,  welche  dieser  Differenzstrom  im  Widerstand 
des  Mittelleiters  verbraucht,  ist  der  Spannung  der  stärker  belasteten 
Netzhälfte  entgegengesetzt  gerichtet  und  erzeugt  einen  Spannungs- 
abfall; während  sie  sich  zu  der  Spannung  der  schwächer  belasteten 
Netzhälfte  addiert  und  eine  Spannungserhöhung  bewirkt. 

35* 
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Aus  diesem  Grunde  ist  eine  Regniüerung  der  Spannung  jeder 
Netzhftlfte  unabhängig  von  der  anderen  erwünscht. 

Die  Spannungsteilung.  Für  die  Teilung  der  Gesamtspannung 
sind  eine  ganze  Reihe  von  Methoden  vorgesehlagen  und  aus- 
geführt worden. 

Eine  in  ihrer  Wirkungsweise  vollkommene  Spannungsteilung 
wurde  bereits  von  Hopkinson  angegeben.  Sie  besteht  in  der 
Anwendung  von  zwei  hintereinander  geschalteten  Genera- 
toren, von  deren  Verbindungsleitung  der  Mittelleiter  abgezweigt 
wird.  Die  Spannung  der  beiden  Abteilungen  des  Netzes  kann 
hierbei  unabhängig  reguliert  werden.  Jedoch  hat  die  Methode  bei 
kleineren  Anlagen  den  Nachteil,  daß  statt  einer  größeren  Maschine 
zwei  halb  so  große  aufgestellt  werden  müssen,  was  eine  Verteuerung 
und  Komplikation  der  Anlage  und  eine  Verschlechterung  des  Wir- 
kungsgrades mit  sich  bringt.  Man  hat  daher  versucht,  diesem 
Übelstande  abzuhelfen  und  auch  bei  Dreileiteranlagen  den  Strom 
in  einer  Maschine  zu  erzeugen. 

Es  sind  hier  zwei  Wege  möglich.  Entweder  man  stellt  einen 
normalen  Generator  für  die  Spannung  zwischen  den  Außenleitern 
auf  und  teilt  die  Spannung  außerhalb  desselben  durch  besondere 
Hilfsmittel,  oder  die  Spannungsteilung  wird  an  der  Maschine  selbst 
vorgenommen. 

Die  Spannungsteilung  außerhalb  der  Maschine  geschieht  durch 
Akkumulatoren  oder  durch  sogen.  Ausgleichmaschinen.  In  vielen 
Fällen  werden  beide  Einrichtungen  gleichzeitig  angewandt. 

129.  Spaimungsteilung  durch  Akkumulatoren  und 
Ausgleichmaschinen. 

a)  Bei  der  Spannungsteilung  durch  Akkumulatoren 
wird  der  Mittelleiter  an  den  Mittelpunkt  der  Batterie  gelegt 
(Fig.  476);  die  Regulierung  geschieht  durch  je  einen  ZeDenschalter 
für  jede  Hälfte.  Ein  Nachteil  dieser  Anordnung  ist,  daß  bei  un- 
gleicher Belastung  der  beiden  Netzhälften  die  eine  Abteilung  der 
Batterie  stärker  entladen  wird  als  die  andere.  Da  bei  der  Ladung 
die  beiden  Hälften  in  Serie  geschaltet  werden,  also  denselben  Lade- 
strom erhalten,  wird  dann  jeweils  die  eine  Hälfte  überladen  werden. 
Man  hilft  sich  vielfach  so,  daß  man  kleinere  Teile  der  Belastung, 
z.  B.  die  Beleuchtung  der  Zentrale,  derart  anordnet,  daß  sie  auf 
die  eine  oder  die  andere  der  beiden  Hälften  geschaltet  werden 
können.  Enthält  diese  Beleuchtungsanlage  auch  Bogenlampen,  so 
ist  darauf  zu  achten,  daß  die  Stromrichtung  nicht  umgekehrt  wird. 
Ein  weiterer  Nachteil  dieser  Anordnung   ist  der,    daß  bei  Betriebs- 
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Unfähigkeit  der  Batterie  der  ganze  Be- 
trieb der  Anlage  eingestellt  werden  muß. 

b)  Eine  vorteilhaftere  Methode  der 
Spannungsteilung  ist  die  Anwendung 
von  Ausgleichmaschinen,  und  diese 
bilden  allein  oder  in  Verbindung  mit 
Akkumulatoren  die  verbreitetste  Art  der 
Spannungsteilung.  Die  Ausgleichmaschi- 
nen sind  zwei  direkt  gekuppelte  Neben- 
schlußmaschinen, die  einander  möglichst 
gleich  sind.  Ihre  Anker-  und  Erreger- 
wicklungen "werden  in  Serie  zwischen 
die  Außenleiter  geschaltet  und  die  Mit- 
telleitung zwischen  den  Ankern  ange- 
schlossen (Fig.  477). 

Bei  gleicher  Belastung  J  in  den  beiden  Netzhälften  laufen  beide 
Ausgleichmaschinen  mit  demselben  Strome  J^  als  Motoren  leer.  Die 
Hauptmaschine  liefert  dann  einen  Strom  J+J^. 


Fig.  476.     Spannungsteilung 
durch  Akkumulatoren. 
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Fig.  477.     Spannungsteilung  durch  Ausgleichmaschinen. 

Ist  die  Belastung  in  beiden  Hälften  verschieden,  so  kann  man 
sich  durch  eine  Superposition  der  Ströme,  wie  sie  in  Fig.  477  dar- 
gestellt ist,  einen  Überblick  über  die  Wirkungsweise  des  Systems 
verschaffen.     Beide   Netzhälften   sind   gleichmäßig  mit  dem  Strom 

'  ^    belastet.      Die    Verschiedenheit    der    Belastungen    und  des 

2  ^  i 

Spannungsabfalls  wird  durch  einen  Strom -^-- — ^hervorgerufen,  der 

a 

in  beiden  Netzhälften  über  dem  erstgenannten  gelagert  ist. 

Die  Superposition  gilt  für  ein  symmetrisches  gleichmäßig  er- 

regtes   Aggregat.     In  der  einen  Maschine  (I)  ist  der  Strom  —-^' 
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dem    Leerlanf Strom  J^    entgegengesetzt;    diese    läuft    daher    nicht 
mehr    als    Motor,    sondern  .  als    Generator,    welcher    einen    Strom 

-^_  «  —  j^  erzeugt  und  von  der  andern  Maschine  (II),  in  welcher 


der  Strom 


den    Leerlauf  Strom   verstärkt,    angetrieben   wird. 


-^Av 


Mg>- 


■O 


Von  der  in  jeder  der  Ausgleichmaschinen  induzierten  Spannung  ist  da- 
her in  der  einen  Hälfte  der  Spannungsabfall  im  Anker  E^  \~k   *  —  *^o] 

abzuziehen  (Generator),   während   bei  der  andern  B^  ("^9"*  ^~  ^0) 

zu  ihr  hinzuzufügen  ist  (Motor).  Die  Spannung  wird  also  nicht  mehr 
gleichmäßig  geteilt,  und  zwar  wirkt  diese  Verschiedenheit  in  dem- 
selben Sinne,  wie  die  Spannungsverschiebung  infolge  des  ungleichen 
Spannungsabfalls  im  Netz. 

Diesem  Übelstande  kann  man  zum  Teil  durch  wechselseitige 
Erregung  der  Maschinen  abhelfen,    indem  man  die  Maschine  I 

von  der  Netzhälfte  II  aus  erregt  und 
entsprechend  II  von  I  aus.  Die  Er- 
regung des  stark  belasteten  Zweiges  mit 
niederer  Spannung  wird  dann,  da  sie  an 
der  höheren  Spannung  des  schwach  be- 
lasteten Zweiges  liegt,  vergrößert,  wäh- 
rend die  andere  entsprechend  verklei- 
nert wird.  Ein  vollständiger  Ausgleich 
kann  jedoch  mit  dieser  Schaltung  nicht 
erzielt  werden,  da  ja  eine  Verschieden- 
heit der  Erregerstromstärke  das  Bestehen 
einer  Spannungsdifferenz  zwischen  den 
beiden  Netzhälften  voraussetzt. 

Bedeutend  wirksamer  ist  eine 
Kompoundierung  der  Maschinen 
(Fig.  478),  welche  der  Firma  Siemens 
&  Hai ske  patentiert  wurde.  Der  Mittel- 
leiterstrom, welcher  seine  Größe  und 
Richtung  mit  dem  Belastungsunterschied 
ändert,  wird  so  um  die  Magnete  geführt,  daß  er  das  Feld  der  als 
Motor  arbeitenden  Maschine  schwächt  und  das  Feld  der  andern,  die 
gerade  als  Generator  läuft,  verstärkt.  Kehrt  der  Strom  im  Mittel- 
leiter um,  so  vertauschen  gleichzeitig  beide  Maschinen  ihre  KoUe 
und  die  Wirkung  bleibt  unverändert.  Infolge  davon  wird  die 
Spannung  an  den  Klemmen  des  Generators  steigen,  während  die 
Spannung    des    Motors    fallen    wird.     Bei  geringer    Sättigung    der 


rAM/V '         lAAA/V 


Fig.  478.    Kompoundierte  Aus 
gleichmaschinen . 
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Maschinen  und  passender  Bemessung  der  Hauptschlußwicklung  kann 
man  durch  diese  Schaltung  erreichen,  daß  der  zusätzliche  Span- 
nungsabfall in  den  Maschinen  und  Speiseleitungen  vollständig  kom- 
pensiert und  die  Spannung  an  den  Speisepunkten  konstant  und  in 
beiden  Hälften  gleich  gehalten  wird. 

Allen  Ausgleichmaschinen  haftet  jedoch  der  Übelstand  an,  daß 
sie  die  Anlagekosten  erhöhen,  da  sie  für  etwa  10®/^  der  maximalen 
Leistung  der  Zentrale  zu  bemessen  sind,  und  zweitens  werden 
durch  ihren  Leerlaufstrom,  der  ja  ganz  unabhängig  von  der  Be- 
lastung stets  aufzubringen  ist,  die  Betriebskosten  nicht  unbedeutend 
erhöht.  Man  hat  daher  versucht,  die  Spannungsteilung  direkt  an 
der  Maschine  vorzunehmen. 

130.  Maschinen  mit  zwei  Ankerwicklungen  und  zwei 
Kommutatoren. 

Am  nächstliegenden  ist  es,  die  Höpkinson'sche  Anordnung 
der  zwei  hintereinander  geschalteten  Generatoren  dadurch  zu  ver- 
einfachen, daß  man  die  Wicklungen  beider  Maschinen  auf  einem 
Anker  unterbringt  und  diesen  mit  zwei  Kommutatoren  versieht.  Eine 
Regulierung  der  Spannung  in  den  einzelnen  Netzhälften  ist  bei 
dieser  Anordnung  natürlich  nicht  möglich.  Da  die  induzierte 
Spannung  in  beiden  Wicklungen  gleich  ist,  beträgt  die  Klemmen- 
spannung der  einen  Hälfte  E^ —  i^  B^,  und  die  der  andern  E^ — i^  B^; 
es  ergibt  sich  also  eine  Differenz  für  die  Spannungsteilung  (i^  — ij  Bg . 

131.  Spannungsteilung,  System  von  Dolivo-Dobrowolsky.^) 

Eine  sehr  sinnreiche  Lösung  hat  von  Dolivo-Dobrowolsky 
angegeben.  Er  verbindet,  wie  aus  der  schematischen  Darstellung 
seiner  Anordnung,  Fig.  479,  ersichtlich  ist,  zwei  gegenüberliegende 
Punkte  der  Armatur  durch  eine  auf  einen  Eisenkern  gewickelte 
Spule,  eine  sogen.  Drosselspule,  und  zweigt  den  Mittelleiter  in  der 
Mitte  derselben  ab.  Zwischen  jeder  der  Bürsten  und  dem  Ab- 
zweigepunkt Z>,  welcher  genau  in  der  Mitte  der  Drosselspule  liegt, 

P 

herrscht  dann  konstant  die  halbe  Klemmenspannung  der  Maschine  — > 

da  die  Spannung  zwischen  dem  einen  Endpunkt  C  und  dem  Mittel- 
punkt D  stets  gleich  der  Spannung  zwischen  D  und  E  sein  muß. 
Ferner  ist  aus  Symmetriegründen  die  Spannung  zwischen  ÄC  stets 


1)  ETZ  J894,  S.  323. 
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gleich  der  Spannung  EBy  welche  Lage  die  Drosselspule  auch  ein- 
nehmen mag.     Es  gilt  also  immer 

äC+CD  =  DE  +  EB. 

Nun  ist  die  Spannung  ^jB=P;  folglich  ixmQ  ÄD=^DB  gleich 


Diese  Ableitung  gilt  für  Leerlauf 
und  für  Belastung,  so  lange  beide 
Zweige  genau  symmetrisch  belastet 
sind.  In  der  Drosselspule  fließt  dabei, 
entsprechend  der  wechselnden  Span- 
nung zwischen  den  Anschlußpunkten 
C  und  JS,  ein  Wechselstrom  J^  (der 
Magnetisierungsstrom),  welcher  jedoch 
wegen  der  großen  Selbstinduktion 
der  Spule  nicht  groß  ist  und  infolge 
davon  auch  nur  geringe  Stromwärme- 
verluste ergibt. 

Werden  die  beiden  Netzhälften 
ungleich  belastet,  so  lagert  sich  über 
den  Wechselstrom  noch  der  Gleich- 
strom des  Mittelleiters,  und  es  tritt 
ein  Spannungsunterschied  zwischen 
den  beiden  Zweigen  auf.  Mit  Hilfe 
der  bereits  oben  angewandten  Super- 
position  kann  man  diesen  leicht  be- 
Der  den  beiden  Netzhälften  gemeinsame  Strom 

bewirkt   einen   für   beide  Zweige  gleichen  Spannungsabfall 

im  Anker  und  ist  der  Berechnung  von  P  zugrunde  zu  legen: 


Fig.  479.  SpannungsteiluDg,  Sjstem 
von  Dolivo-Dobrowolsky. 


rechnen  (Fig.  479). 


P=E^ 


+  h 


B. 


Der  übergelagerte  Mittelleiterstrom  2 


h—h 


welcher  die  Ver- 


schiedenheit der  Spannung  hervorruft,  verteilt  sich  wegen  der  Sym- 
metrie der  Anordnung  gleichmäßig  auf  die  beiden  Hälften  der 
Drosselspule  und  fließt  durch  den  Anker  zur  positiven  bezw.  nega- 
tiven Bürste.    Der  Spannungsabfall  in  der  Drosselspule  wird  gleich 

2         2' 
wenn  der  gesamte  Widerstand  der  Drosselspule  mit  B^  bezeichnet 
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wird.  Der  Spannungsabfall  im  Ankerteile  CA  variiert  wfthrend  einer 
Umdrehung.  Setzt  man  den  gesamten  Ankerwiderstand  gleich  E„, 
so  wird  der  Widerstand  des  Stückes  AC  gleich 

x  =  -'2B^ (193) 

und  der  des  Stückes  CB  gleich  2JS^  —  x.  Der  Spannungsabfall  CA 
berechnet  sich  dann  leicht  aus  folgenden  Gleichungen,  welche  sich 
aus  Fig.  479  ergeben.     Aus  der  Symmetrie  der  Anordnung  folgt: 

und 

i,{2B^-x)  =  i,{2B,  —  x). 

Ferner  muß  nach  den  Kirch  hoff*  sehen  Sätzen  sein: 
ia'^  —  h{2B^  —  x)-{-i^x  —  i^'(2B^  —  x)=^0, 
...        h—h 

Hieraus  ergibt  sich 

2      \      2i?„        / 

Der  mittlere  Spannungsabfall—  |^C(?a  wird  gleich 

0 
0  0 

bezw.  mit  Rücksicht  auf  Gl.  193 

222« 


1      h—h  C2B^'X'-x^    , 
2B^        2     J         2B, 

0 


Ah-^ 


Bu (19*) 


3      2 

Der  gesamte  mittlere  Spannungsabfall  zwischen  D  und  Ä  wird 
daher  gleich  .  .    , 

Der  Spannungsabfall  zwischen  D  und  B  ist  diesem  numerisch 
gleich,   wirkt  jedoch  in  bezug  auf  das  Netz  in  entgegengesetztem 

P 
Sinne,  indem  er  sich  zu  —  addiert,  wenn  DA  davon  zu  subtrahieren 
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ist     Die  Spannangsdifferenz  zwischen  beiden  Netzfa&iften  wird  da- 
her gleich  den  doppelten  Spannungsabfall  DA 


J£  =  (i,-g(|B.  +  |B,).     .     .     .(196) 


Um  eine  möglichst  gleichmäßige  Spannuugsteilung  zu  erhalten, 
wird  man  daher  den  Ohm 'sehen  Widerstand  der  Drosselspule  B^ 
möglichst  klein  machen. 

•Die  Anordnung  gestattet  keine  selbständige  Regulierung  der 
beiden  Hälften,  so  daß  man  die  angeführte  Spannungsdifferenz  und 
die  durch  den  Spannungsabfall,  welchen  der  Mittelleiterstrom  her- 
vorbringt, bedingte  Verschiedenheit  nur  durch  besondere  Hilfs- 
mittel, wie  Hauptstromregulierwiderstände  in  den  Außenleitem  oder 
besser  Zusatzmaschinen  in  der  Mittelleitung  kompensieren  kann. 

Praktisch  wird  das  System  so  ausgeführt,  daß  die  Maschine 
mit  zwei  Schleifringen  versehen  wird,  von  denen  jeder  mit  den 
verschiedenen  Ankerstromzweigen  an  Punkten  gleichen  Potentials 
verbunden  wird,  wobei  die  Anschlußpunkte  der  beiden  Ringe  gegen- 
seitig um  180  elektrische  Grade  verschoben  sind. 

An  die  beiden  Ringe  wird  der  feststehende,  wie  ein  Transfor- 
mator ausgeführte  Spannungsteiler  mittels  Bürsten  angeschlossen. 
Die  beiden  Hälften  der  Spule  (CD  und  ED)  werden  gemischt  oder 
übereinander  gewickelt,  so  daß  das  Fließen  des  Gleichstromes  keinerlei 
Änderung  des  magnetischen  Zustandes  des  Eisenkerns  verursacht. 

Wie  Prof.  Sengel^)  gezeigt  hat,  können  anstatt  zwei  um  180 
elektrische  Grade  verschobene  Punkte  der  Wicklung,  allgemein 
m  Punkte,  die  um  360/m  elektrische  Grade  räumlich  verschoben  sind, 
an  einen  m-phasigen  Spannungsteiler  angeschlossen  werden.  Für 
w  =  3  würde  man  somit  drei  Schleifringe  und  einen  Spannungs- 
teiler (Transformator)  mit  drei  Spulen  und  drei  Eisenkernen  erhalten. 

132.  Dreileitermaschine  von  Ossanna 

Ossanna^)  ordnet  auf  dem  Anker  der  Gleichstrommaschine  zwei 
Wicklungen  I  und  II  (Fig.  480  und  481)  an,  von  welchen  eine  an 
die  Lamellen  angeschlossen  wird  und  die  andere  in  sechs  Teilen 
aufgeschnitten  und  als  Dreiphasenwicklung  geschaltet  wird. 

Der  Kreis  II,  Fig.  480,  stellt  unter  Annahme  einer  sinusförmigen 
Feldverteilung  den  Potentialkreis  der  nich  tauf  geschnittenen  Wicklung 
dar   (s.  S.  20,  Bd.  I).     Wir   können   jetzt    diese  Wicklung   in  sechs 

^)  ETZ  1898,  S.  544. 
«)  Z.  f.  E.  1899,  S.  349. 
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Punkten  aufschneiden  und  die  Wicklungsteile  1  bis  6,  wie  Fig.  481 
zeigt,  zusammensetzen. 

Die  Punkte  il',  JB'  und  C  der  aufgeschnittenen  Wicklung  haben 
dann  das  gleiche  Potential  wie  die  Punkte  A,  B  und  C  der  Gleich- 
Btromwicklung  und  wir  dürfen  sie  somit  an  diesen  Punkten  mit 
der  Wicklung  I  verbinden,  deren  Potentialkreis  durch  Kreis  I  dar- 
gestellt ist.  Der  Sternpunkt  S  der  Dreiphasenwicklung  halbiert 
dann  die  Spannung  zwischen  den  Bürsten,  da  S  immer  den  Mittel- 
punkt des  Potentialkreises  bildet.  Wir  können  somit  den  Mittel- 
leiter des  Dreileitersystems  mittelst  eines  Schleifringes  an  den  Stern- 
punkt S  anschließen.  Ist  das  Netz  symmetrisch  belastet,  so  führt 
die  Dreiphasenwicklung  keinen  Strom.  Bei  unsymmetrischer  Be- 
lastung fließt  der  Strom  des  Mittelleiters  durch  die  Dreiphasenwick- 
lung in  die  Gleichstromwicklung  zurück.     Durch   den  Spannungs- 


Fig.  480.  Fig.  481. 

Schaltung  der  Wicklungen  der  Dreileitermaschine  von  Ossanna. 

abfall  dieses  Stromes  in  den  beiden  Wicklungen  wird  jetzt  die 
Spannung  zwischen  den  Außenleitern  nicht  mehr  genau  halbiert. 
Eine  genaue  Berechnung  dieser  Spannungsabfälle  wird  dadurch 
erschwert,  daß  der  Strom  sich  sowohl  in  der  Dreiphasen-,  wie  in 
der  Gleichstromwicklung  je  nach  der  Stellung  der  Punkte  Ä\  B' 
und  C  gegenüber  den  Bürsten  anders  verteilt  und  somit  für  die 
Berechnung  der  Stromverteilung  auch  die  Selbstinduktion  der  Wick- 
lungen in  Betracht  gezogen  werden  muß. 

Nach  vorliegenden  Angaben^)  soll  bei  einer  Verschiedenheit 
der  Belastung  der  Netzhälften  um  25^/^  der  Maschinenleistung  die 
Differenz  der  Spannungen  der  beiden  Netzhälften  noch  innerhalb 
zulässiger  Grenzen  bleiben. 

Bei  der  Ausführung  wird  den  beiden  Wicklungen  I  und  II 
verschiedener   Querschnitt   gegeben.     Der  Querschnitt    der  Gleich- 


*)  Strecker,  Hilfsbuch  ftir  die  Elektrotechnik,  S.  362. 
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stromwicklung  I  wird  für  die  volle  Maschinenstromstärke  bemes»en, 
während  der  Querschnitt  der  Dreiphasenwicklung  II  nur  für  den 
Strom  in  dem  Mittelleiter  bemessen  wird. 


133.  Dreileitermaschine  von  Dettmar.^) 

Legt  man  an  einem  Gleichstromgenerator  in  der  Mitte  zwischen 
den  positiven  und  negativen  Bürsten  noch  eine  weitere  Bürste  auf, 
so  wird  durch  diese  die  Gesamtspannung  ebenfalls  in  zwei  Teile 
geteilt.  Um  das  Auflegen  dieser  Bürste  zu  ermöglichen,  muß  man 
jedoch  für  sie  eine  schwach  induzierte  Zone  schaffen ,  also  z.  B.  die 
Pole  teilen.  Auf  diesem  Prinzip  beruht  die  Dreileitermaschine,  welche 
G.  Dettmar  im  Jahre  1894  angegeben  hat,  nachdem  Kingdon 
bereits  eine  ähnliche,  jedoch  praktisch  nicht  brauchbare  Anordnung 
erfunden  hatte. 

Die  Maschine  ist  in  Fig.  482  schematisch  dargestellt.  Das 
Magnetgestell  zeigt  eine  vierpolige  Type,  ist  aber  in  Wirklichkeit, 

da  ja  die  Pole  geteilt  sind, 
zweipolig,  und  auch  der  als 
Trommelanker  ausgeführte 
Anker  ist  zweipolig  gewickelt. 
Bei  mehrpoligen  Maschinen 
ist  die  Schaltung  analog  aus- 
zuführen; es  sind  immer 
zwei  Südpole  und  zwei  Nord- 
pole nebeneinander  zu  legen 
und  zwischen  den  gleich- 
namigen Polen  die  Mittel- 
leiterbürsten aufzulegen.  Die 
Erregung  ist  so  geschaltet, 
daß  NnSj  und  Nj  Sn  zusam- 
men je  einen  Ekregerstrom- 
kreis  bilden.  Denkt  man  sich 
vorerst  den  Anker  stromlos 
und  beide  Erregerzweige 
gleichmäßig  erregt,  so  wird  sich  ein  Kraftfluß  0^  ergeben,  wie 
ihn  Fig.  482  zeigt.  Joch  und  Ankerquerschnitt  führen,  wie  man 
sieht,  den  vollen  Kraftfluß  eines  Polstückes;  äußerlich  wird  sich  die 
Maschine  daher  an  ihrem  verhältnismäßig  schweren  Joch  und  Anker 
erkennen  lassen. 

Eine  Verstärkung  der  Erregung  der  Pole  Nn  und  Sj  hat  auf 


Fig.  482.    Dreileitermaschine  von  Dettmar. 


»)  ETZ  1897,  S.  55  und  280. 


Digitized  by 


Google 


Die  Dreileitermaschine  von  Dettmar. 


557 


den  Kraftfluß  der  beiden  anderen  Pole  Nx  und  Sn  keinen  Einfluß, 
da  die  magnetomotorische  Kraft  der  Spule  Nu  in  bezug  auf  Sn 
bezw.  Ni  entgegengesetzt  wirkt,  wie  die  magnetomotorische  Kraft 
der  Spule  Sr  Am  besten  kann  man  dies  dadurch  darstellen,  daß 
man  sich  den  Kraftfloß  von  Nn  mit  Sj  und  den  von  Nx  mit  Sn 
verkettet  denkt,  wie  dies  in  Fig.  483  durch  den  stark  ausgezogenen 
Linienzng  ^/jiSj  und  den  schwach  ausgezogenen  NiSxx  gezeigt  ist. 
Beachtet  man  nun,  daß  bei  der  gegebenen  Schaltung  der  Zweig  Ol 
der  Ankerwicklung  nur  durch  die  Pole  Nx  Sxx  und  der  Zweig  02  nur 
durch  die  Pole  NuSx  beeinflußt  wird,  so  ergibt  sich,  daß  die  Spannung 
jedes  Zweiges  unabhängig  vom  anderen  reguliert  werden  kann. 


Fig.  483.     Kraftflußyerkettang  in  der  Dettmar 'sehen  Dreileitermaschine. 

Besonders  bemerkenswert  ist  bei  dieser  Maschine  der  Einfluß 
der  Ankerrückwirkung.  Der  von  den  quermagnetisierenden  Win- 
dungen erzeugte  Kraftfuß  0^  (Fig.  482)  nimmt  nämlich  hier  seinen 
Weg  durch  das  Joch  und  verstärkt  die  Pole  Nxx  und  Äj,  während 
er  die  Pole  Nj  und  Sxx  schwächt.  Es  ist  daher  bei  steigender  Be- 
lastung die  Erregung  im  Zweige  Nx  Sxx  zu  verstärken,  während  sie 
im  Zweige  NxxSx  verringert  werden  muß.  Für  die  genaue  Span- 
nungsteilung und  die  Vermeidung  von  Spannungsschwankungen  ist 
dieses  Verhalten  ungünstig,  da  beim  Ansteigen  der  Belastung  die 
Teilung  ungleich  wird.  Namentlich  wird  dies  der  Fall  sein,  wenn 
die  Belastung  gerade  in  dem  Teil  vergrößert  wird,  in  welchem 
durch  die  starke  Ankerrückwirkung  die  Spannung  an  sich  schon 
erniedrigt  wird.  Zum  Teil  kann  man  diesen  Fehler  dadurch  kom- 
pensieren,   daß  man   die  Pole  wechselseitig  erregt,    d.   h.   die  Er- 
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regung  von  NnSj  vom  Zweige  Ol  (Fig.  483)  abnimmt  und  die  von 
Nj  Sil  vom  Zweige  02.  Hierdorch  wird  auch  ein  Urapolarisieren 
der  Maschine  vermieden,  das,  wenn  jeder  Zweig  sein  eigenes  Mag- 
netpaar erregt,  infolge  der  Ankerrückwirkung  bei  den  Polen  Nj  und 
Sji  leicht  eintreten  kann.  Diese  beiden  Pole  werden  nämlich  dann 
immer  von  dem  Zweige  02,  bei  welchem  die  Ankerrückwirkung 
eine  Umpolarisierung  nicht  herbeiführen  kann,  in  richtigem  Sinne 
magnetisiert. 

Den  ungleichen  Einfluß  der  Ankerrückwirkung  auf  die  beiden 
Abteilungen  kann  man  auch  dadurch  kompensieren,  daß  man  die 
Maschine  mit  dem  Außenleiterstrom  kompoundiert  und  diesen  so 
um  die  Magnetschenkel  führt,  daß  die  Pole  NjjSi  geschwächt  und 
die  Pole  NiSn  verstärkt  werden. 


Digitized  by 


Google 


Einunddreißigstes  Kapitel. 

134.  Weitere  Beispiele  ausgeführter  Maschinen. 

Die  nachfolgenden  Beispiele  stellen  Maschinen  dar,  die  auch  in 
der  ersten  Auflage  dieses  Buches  enthalten  sind.  Obwohl  diese 
Modelle  entweder  in  der  gegebenen  Bauart  oder  mit  den  gegebenen 
Abmessungen  von  den  angeführten  Firmen  nicht  mehr  als  normale 
Typen  gebaut  werden,  sind  sie  doch  in  konstruktiver  Hinsicht  sehr 
lehrreich.  Die  früheren  Firmanamen  Lahmeyer  &  Co.  und  St^. 
Electricitö et Hydraulique,Charleroi,  wurden  beibehalten, eben- 
so der  Name  der  nicht  mehr  bestehenden  Firma  Union  E.-G.,  Berlin. 

1.  A.-G.  Volts,  Reyal.  Generator,  4  KW,  1300  ümdr.  pro  Min. 
120  Volt,  33  Amp.     (Fig.  484  u.  485.) 

Eine  sehr  gefällige  Form  der  Maschine  wird  durch  eine  kreis- 
förmige Gestalt  des  Joches  erreicht,  und  ohne  daß  die  magnetische 
Streuung  von  den  Polschuhen  zum  Joche  hin  groß  wird,  kann  der 
Polschuh  und  der  Polbogen  groß  gemacht  werden,  was  eine  kleinere 
Bürsten  Verstellung  und  Ankerrückwirkung  zur  Folge  hat.  Der 
Verfasser  hat  diese  Form  schon  im  Jahre  1886  für  gußeiserne 
zweipolige  Typen  ausgeführt. 

In  den  Fig.  484  u.  485  ist  eine  Maschine  der  A.-G.  Volta  in 
Reval  von  4  KW  Leistung  bei  1 300  Umdrehungen  dargestellt;  Joch 
und  Polkeme  sind  in  einem  Stück  aus  Stahl,  die  Polschuhe  aus 
Blech  und  die  Lagerschilder  aus  Gußeisen  hergestellt. 

Hauptdaten  der  Maschine. 
Anker:  Wicklung: 

Durchmesser  D  =  19    cm     Reihenschaltung         a  =  1 

Eisenlänge   mit  Luft-  Leiterzahl  ^=288 

schlitzen  1^^16      „       Leiterabmessungen 

Eisenlänge  ohne  Luft-  ^=2,7/3,1  mm 

schlitze  1=16      „       Nutenzahl  Z=24 

EisenhöheohneZähneÄ=;   5,8  „       Nutenabmessungen 

=  10,5X17,5  mm 
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1)^=14  cm 


Kommutator 
Durchmesser 

Nutzbare  Länge         Lj^=    1 
Lamellenzahl  K=4S 

Anzahl  der  Bürstenstifte        2 
Magnetgestell: 
2p=    2 


h^  =  20,6  cm 
Q^  =  löOcm« 


Versuchs  ergebnisse: 

Ankerwiderstand  (kalt) 

=   0,0856  0 
Widerstand  der  Er- 
regerwicklung: 

kalt  =  45,4 
warm  =  58,5        „ 


Temperaturerhöhungen 

(mit  Thermometer  ermittelt): 
Anker  ==44*^ 

Kommutator  =  44  ® 

Elrregerwicklung  =  38  *^ 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 

Jochquerschnitt 

Magnetwicklung: 
Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  900 
Drahtdurchmesser 

^=1,2/1,5  mm 

2.  A.-G.    Volta,   Reval.    Motor,   2  PS,    900  Umdr.    pro    Min. 

220  Volt,  8,5  Amp>     (Fig.  486  u.  487.) 

Diese  runde  vierpolige  Type  mit  Lagerschildem  zeichnet  sich 
durch  ein  sehr  gefälliges  Aussehen  aus.  Gehäuse  und  Pole  sind 
aus  Stahlguß  in  einem  Stück  gegossen.  Die  lamellierten  Polschuhe 
sind  an  den  Spitzen  stark  abgeschrägt.  Die  Ankerbleche  werden 
durch  zwei  symmetrische  Preßplatten  und  einen  Schrumpfring  zu- 
sanmaengehalten,  welcher  in  einer  flachen  Eindrehung  der  Welle 
festsitzt.  Die  Wicklung  liegt  ziemlich  tief  in  den  Nuten,  und  die 
Bandagen  ruhen  vollständig  in  Eindrehungen  des  Ankers,  wodurch 
die  Anwendung  eines  kleinen  Luftraums  ermöglicht  wird. 

Der  Motor  wurde  bei  seiner  Untersuchung  einer  sechsstündigen 
Dauerprobe  unterworfen,  und  es  ergaben  sich  nach  Berichten  der 
Firma  dabei  folgende  mit  dem  Thermometer  gemessene  Temperatur- 
erhöhungen: 

Anker  33  ^ 

Kommutator  26  •. 

Erregerwicklung     27®. 

Aus  der  Widerstandszunahme  wurde  die  Temperaturerhöhung 
der  Erregerwicklung  zu  41*^  gefunden. 

Hauptdaten  der  Maschine. 
Anker: 
Durchmesser  Z)  =  1 8  cm         Eisenlänge  ohne  Luft- 

Eisenlänge  mit  Luft-  schlitze  Z  =  9  cm 

schlitzen  Z^  =    9  „  Eisen  höhe  ohne  Zähne  h  =  b    „ 


Arnold,  Oleichstrommaschine.   II.  2.  Aufl. 
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Wicklung: 


Reihenschaltung 

Leiterzahl 

Leiterabmessungen 

Nutenzahl 

Nutenabmessungen 


a=l 

^=l,2mm 
Z=24 
9X22  mm 


Bürsten  pro  Stift  1 

Btirstenabme88ungen0,9  X  1,6  cm 

Magnetgestell: 


Kommutator: 


13  cm 


Durchmesser  D^ 

Nutzbare  Länge       1,^=   4    , 
Lamellenzahl  K=  96 

Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  4 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2i?  =  4 

6^  =  1 1  cm 

0,^  =  51  cm^ 


«,  =  30     „ 

Magnetwicklung: 
Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  2300 
Drahtdurchmesser    ^  =  0,8  mm. 

3.  Gesellscliaft.  für  Elektrische  Industrie,  Karlsruhe  i.  B. 
Generator,  23  KW,  950  Umdr.  pro  Min.  450  Volt,  60  Amp.  (Fig.  488 
u.  489.) 

Diese  Maschine  stellt  eine  Type  mit  Lagerschildern  von  sehr 
gefälliger  Form  dar.  Die  Polschuhe  bestehen  aus  Eisenblech,  die 
Polkerne  aus  Schmiedeisen  (Rundeisen)  und  das  Joch  aus  Stahl- 
guß. —  Der  Anker  ist  ventiliert;  seine  vordere  Endplatte  wird  durch 
einen  Ring  mit  Bajonettverschluß  festgehalten. 

Die  Ankerbüchse  ist  am  äußeren  Rande  mit  Taschen  versehen, 
welche  zum  Ausbalancieren  nach  Bedarf  mit  Blei  ausgegossen 
werden.   An  den  Polspitzen  ist  die  Hälfte  der  Bleche  abgeschnitten. 


Hauptdaten  der  Maschine. 
Anker:  Kommutator: 

Durchmesser  D^^  =  28  cm 

Nutzbare  Länge      L^  =  ^fi  „ 


Durchmesser  D  =  3  5 , 1  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen Z^  =  21      „ 

Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze 1  =  20     ^ 

EisenhöheohneZähneÄ=   6,6  „ 

Wicklung: 

Reihenschaltung         a  =  1 
Leiterzahl  ^=588 

Leiterabmessungen   ^=2,8  mm 
Nutenzahl  Z=37 

Nutenabmessungen 

=  16,5X19  mm 


Lamellenzahl 


-£•=147 


Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  4 

Bürsten  pro  Stift  2 

Bürstenabmessungen  1,5  X  2  cm 

Magnetgestell: 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2p  =  4 

6^=21,6  cm 

^p=21       „ 

Q^=2l4cm« 

«,  =  104     „ 
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Magnet  Wicklung: 

Schaltung   der  Spulen: 

Serie 

Windungen  pro  Spule 

=  3800 

Drahtdurchmesser 

^=1,2  mm. 

Temperatur- 
erhöhungen 
(mit  dem  Thermometer 

gemessen): 
Anker  =  40<> 

Kommutator        =24** 
Magnetwicklung  =  33^ 

4.  Maschinenfabrik 
Oerlikon.  Haaptschluß- 
generator,  132  KW, 
475  Umdr.  pro  Min. 
2000  Volt,  66  Amp. 
(Fig.  490  u.  491). 

Die  Maschinenfabrik 
Oerlikon  baute  diese  Ma- 
schinengattung in  7  Nor- 
malgrößen von  22  bis 
150  KW  als  Seriema- 
schinen für  Hochspan- 
nungskraftübertragun- 
gen und  verwendete  da- 
bei normal  die  Span- 
nungen von  1000,  1500 
und    2000    Volt.      Die 

Haupteigenschaften 

und     Vorteile      dieses 

Ü  bertragungssystems 

sind  in  Abschnitt  111, 

S.  502,  erläutert. 

Die  magnetische  An- 
ordnung der  Maschine 
entspricht  der  sogen. 
Manchestertype.  Diese 
früher  vielfach  ausge- 
führte Bauart  ist  heute. 
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abgesehen  von  dem  vorliegenden  speziellen  Falle,  wohl  vollständig 
verlassen,  da  sie  eine  sehr  große  Streuung  ergibt  und  auch  in 
bezug  auf  das  Gewicht  der  Maschinen  ungünstig  ist.  Der  glatte 
Anker  ist  mit  Ringwicklung  versehen,  welche  bei  Hochspannungs- 
maschinen den  Vorteil  bietet,  daß  die  Spannung  zwischen  benach- 
barten Wicklungselementen  nur  gleich  der  in  einer  Spule  induzierten 
EMK  wird. 

Das  Joch  besteht  aus  Stahlguß  und  ist  auf  die  gußeiserne 
Grundplatte  aufgeschraubt.  Die  beiden  Magnetspulen  sind  unter 
sich  parallel  geschaltet.  Die  Führung  der  Verbindungsleitungen 
und  Anschlüsse  auf  beiden  Seiten  des  Jochs  ist  in  der  Figur  deut- 
lich sichtbar. 

Bemerkenswert  ist  noch  die  Konstruktion  der  Bürstenbrille. 
Auf  das  Lager  ist  ein  zweiteiliger,  schmiedeiserner  Führungsring 
aufgesetzt,  an  welchen  zwei  Scheiben  aus  in  öl  gekochtem  Holz 
angeschraubt  sind,  die  die  Bürstenstifte  tragen.  Auch  auf  beiden 
Seiten  des  Ankers  sind  ölgetränkte  Holzringe  angebracht. 

Hauptdaten  der  Maschine. 
Anker:  Magnetgestell: 

Durchmesser  I>==80    cm     polzahl  2»  =  2 

Eisenlänge  mit  Luft-  Polbogen  ^^  =  97  cm 

schlitzen  1^  =  15      „       Poischuhlänge        /J=76     „ 

Eisenlänge  ohne  Kernquerschnitt    Q^=U30cm« 


Luftschlitze  l=lb 


n 


EisenhöheohneZähne/i=17,5  „  Magnetwicklung: 

Wicklung:  Schaltung  der  Spulen:  parallel 

Reihenschaltung  a  =  1  Windungen  pro  Spule  =  704 

Leiterzahl  N=  840  Drahtdurchmesser      ^  =  7,0  mm 

Leiterabmessungen    ^  =  5,2  mm 

xNutenzahl  ^=210  Temperaturerhöhungen 

Kommutator:  (™^*  Thermometer  gemessen): 

Durchmesser  I>j^=60cm  Anker  =37® 

Nutzbare  Länge       Lj^==  12    „  Kommutator  =28® 

Lamellenzahl  K=  2 1 0  Magnetwicklung  =38® 

5.  Maschinenfabrik  Oerlikon.  Kapselmotor,  3  PS,  1400  Umdr. 
pro  Min.     105  Volt,  27  Amp.     (Fig.  492  u.  493.) 

Der  Motor  ist  vollständig  geschlossen,  auch  die  Lager  sind 
möglichst  nach  innen  verlegt.  Die  obere  Lageröffnuug  ist  mit 
eingekapselt  und  erst  nach  Abheben  der  Deckelklappen  zugänglich, 
um  das  Eindringen  von  Staub  in  die  Lager  möglichst  zu  verhindern. 
Die  auf  das  Stahlgehäuse  aufgeschraubten  Blechpole  sind  in  der 
Mitte  mit  radialen  Schlitzen  versehen,  um  die  Quermagnetisierung 
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ZU  verringern.  An  den  Polspitzen  ist  die  Hälfte  der  Bleche  ab- 
geschnitten. Durch  die  Verwendung  der  lamellierten  Pole  ist  es 
ermöglicht,  dem  Anker  trotz  des  geringen  Luftraums  von  1,5  ttuti 
eine  ziemlich  grobe  Teilung  zu  geben.  Die  Ankerbleche  werden 
durch  einen  Schrumpfring,  der  in  einer  flachen  Eindrehung  der 
Welle  festsitzt,  zusammengehalten ;  sechs  axiale  Luftöffnungen  dienen 
zur  Abkühlung  der  Bleche  und  verbessern  die  Luftzirkulation  im 
Innern  des  Motors.  Auch  bei  Herstellung  der  Magnetspulen  ist 
für  möglichst  gute  Abkühlung  Sorge  getragen,  um  eine  intensive 
Materialausnutzung  erreichen  zu  können.  Sie  sind  in  zwei  Ab- 
teilungen gewickelt,  welche  durch  zwischengelegte  Preßspann- 
streifen getrennt  sind,  ähnlich  wie  die  auf  S.  125  beschriebene 
Magnetspule  Fig.  222,  und  die  obere  Stirnfläche  ist  möglichst  un- 
bedeckt gelassen.  Die  Bürstenstifte  sind,  um  Verdrehung  zu  ver- 
meiden, an  der  Einsatzstelle  vierkantig  ausgeführt,  und  die  Zu- 
leitungen sind  ohne  Zwischenschaltung  von  besonderen  Klemmen 
an  sie  angeschlossen.  Die  Riemenscheibe  kann  auf  beiden  Seiten 
der  Maschine  aufgesetzt  werden. 

Der  Motor  hat  bei  der  vollen  Belastung  von  3  PS  einen  Wir- 
kungsgrad von  7ö7o>  bei  Halblast  von  707o-  ^*s  Gesamtgewicht 
der  Maschine  beträgt  115  kg.  Bei  einstündigem  Betrieb  ergibt 
sich  eine  Temperaturerhöhung  von  45^;  bei  dreistündigem,  ununter- 
brochenem Betrieb  kann  der  Motor  bei  gleicher  Temperaturerhöhung 
nur  die  halbe  Leistung  von  1,5  PS  abgeben. 


Hauptdaten 
Anker: 

Durchmesser  I)=16    cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen ?j  =  11 , 4    „ 

Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze Z=ll,4    „ 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  ä  ^  3,1   „ 

Wicklung: 

Reihenschaltung         a  =  1 
Leiterzahl  JV'=  450 

Leiterabmessun  gen 

^  =  1,8/2,2  mm 
Nutenzahl  -^=25 

Nutenabmessungen 

=  8,2X21  mm 


der  Maschine. 

Kommutator: 

Durchmesser  D^  =  11,6  cm 

Nutzbare  Länge       JD^=    3       „ 
Lamellenzahl  K=  75 

Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  2 

Bürsten  pro  Stift  1 

Bürstenabmessungen  1  X  2,5  cm 

Magnetgestell: 

Polzahl  2i?  =  4 
Polbogen  2>^  =  8, 6  cm 

Pohlschuhlänge         lp  =  ll    „ 

Kernquerschnitt  Q^  =  36  cm* 

Jochquerschnitt  Qj  =  20    „ 
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Magnet  wicklang:  Temperaturerhöhungen 

Schaltung  der  Spulen:    Serie  (mit  Thermometer  gemessen): 

Windungen  pro  Spule  =1420  Anker  =45^ 

Drahtdurchmesser  Kommutator  :==  40^ 

=  ^  1,0/1,3  mm     Magnetwicklung  =40® 

6.  Union  E.-6.,  Berlin.  Kapselmotor,  8  PS,  400  Umdr.  pro 
Min.    220  Volt,  33  Amp.     (Fig.  494  u.  495.) 

Der  in  Fig.  494  u.  495  abgebildete  Motor  war  hauptsächlich 
zum  Antrieb  von  Kranen  bestimmt,  wodurch  auch  die  im  Ver- 
hältnis zur  Leistung  niedere  Tourenzahl  bedingt  ist.  Er  ist  mit 
Kugellagern  ausgerüstet.  Die  Pole  sind  an  das  Polgehäuse  ange- 
gossen. Die  seitliche  Schlußplatte  der  lamellierten  Polschuhe  ist 
mit  einem  Vorsprunge  versehen,  auf  welchem  die  Magnetspulen  auf- 
sitzen. Der  Bürstenträger  ist  zwischen  dem  Gehäuse  und  dem 
Lagerschild  eingesetzt.  Die  Klemmen  für  die  Stromzuführung  sind 
in  einem  besonderen  verschlossenen  Kasten,  der  seitlich  am  Ge- 
häuse befestigt  ist,  untergebracht  und  so  vor  Staub  und  Feuchtig- 
keit geschützt,  was  namentlich  bei  Kranmotoren,  welche  im  Freien 
oder  in  Gießereien  arbeiten  sollen,  notwendig  ist.  Auf  der  Kommuta- 
torseite sind  an  dem  Deckel  zwei  abnehmbare  Platten  angeordnet, 
um  den  Kommutator  und  die  Bürsten  zugänglich  zu  machen. 

Der  dargestellte  Motor  wurde  als  Hauptschlußmotor  für  Span- 
nungen von  110,  220  und  öOü  Volt  ausgeführt.  Nutenzahl,  Nuten- 
form und  Lamellenzahl  sind  für  alle  drei  Ausführungen  gleich. 
Ferner  ist  die  Drahtzahl  und  -stärke  für  110  und  220  Volt  gleich. 
Die  Ankerwicklung  der  220  Volt-Maschine  ist  mit  Reihenschaltung, 
also  zwei  Ankerstromzweigen  ausgeführt;  sämtliche  Hauptschluß- 
spulen sind  hintereinander  geschaltet.  Bei  110  Volt  erhält  der 
Anker  Parallelschaltung,  also  vier  Ankerstromzweige  und  pro  Strom- 
zweig die  halbe  Drahtzahl,  so  daß  die  notwendigen  Erreger- Ampere- 
windungen für  beide  Spannungen  gleich  werden.  Es  können  daher 
die  gleichen  Erregerspulen  verwendet  werden,  nur  werden  hier  je 
zwei  Hauptschlußspulen  parallel  geschaltet.  Für  die  Spannung  von 
500  Volt  wird  die  Drahtzahl  verdoppelt  und  die  Erregung  etwas  erhöht. 
Hauptdaten  der  Maschine. 
Anker:  Wicklung: 

Durchmesser  D  =  30,6  cm     Reihenschaltung  a  =  \ 

Eisenlänge  mit  Luft-  Leiterzahl  ^=810 

schlitzen  /j  =  12,5  „       Leiterabmessungen 

Eisenlänge  ohne  =  1,7  X  2,5  mm 

Luftschlitze  i=ll,9  „       Nutenzahl  Z=45 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  A  =    6,4  „       Nutenabmessungen  =  9  X  26  mm 
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Kommutator:  Magnet  Wicklung: 

Durchmesser  ^k=  24  cm  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Nutzbare  Länge       -£'jk  =  8      »  Windungen  pro  Spule  =  97 

Lamellenzahl  K=  136  Drahtdurchmesser      ^  =  4,2  mm 

Magnetgestell: 
Polzahl  2i?==4  Temperaturerhöhungen 

Polbogen  h  =18,2  cm  (nach  zweistündigem  Lauf): 

Polschuhlänge  ^^=12,5    „  Anker  ==51* 

Kernquerschnitt       Qm=  145  cm^  Kommutator  =52® 

Jochquerschnitt         0^=75      „  Magnetwicklung  =70* 

7.  Siemens  &  Halske,  A.-6.,  Berlin.  Kapselmotor,  12  PS,  635 
Umdr.  pro  Min.     500  Volt,  20  Amp.    (Fig.  496  u.  497.) 

Bei  der  Konstruktion  dieser  Motoren  wurde  nach  den  Mit- 
teilungen der  Firma  in  erster  Linie  auf  möglichst  gedrungenen 
Bau  Kücksicht  genommen,  da  der  Platz  zur  Unterbringung  der 
Motgren  vielfach  sehr  beschränkt  ist.  Vor  allem  sind  die  Mo- 
toren schmal  gebaut,  damit  die  Vorgelegewelle  der  Motorachse 
möglichst  nahe  liegt  und  demgemäß  die  Räder  des  ersten  Vor- 
geleges möglichst  klein  ausfallen.  Dies  ist  durch  Anwendung  von 
Folgepolen  erreicht,  was  jedoch  ungünstige  Kommutations Verhält- 
nisse ergibt.  Der  Kommutator  und  die  Bürsten  sind  durch 
Klappen  zugänglich.  Das  Gehäuse  ist  horizontal  geteilt;  die  obere 
Hälfte  kann  nach  Lösung  einiger  Schrauben  abgehoben  werden, 
wodurch  der  Anker  freigelegt  wird.  Die  Lager  sind  mit  Ring- 
schmierung versehen.  Damit  trotzdem  die  Motoren  auch  in  um- 
gekehrter Lage  (mit  den  FüJJen  nach  oben)  oder  auch  an  senk- 
rechter Wand  angeordnet  werden  können,  was  in  manchen  Fällen 
erwünscht  sein  kann,  sind  besondere  Lagerschilder  vorgesehen,  die 
am  Polgehäuse  mit  4  Schrauben  befestigt  sind  und  daher  stets  so 
angeschraubt  werden  können,  daß  das  ölgefäß  die  richtige  Lage 
erhält.  An  die  Seiten  des  Polgehäuses  sind  Arbeitsleisten  angegossen, 
die  es  ermöglichen,  entweder  den  Motor  an  eine  Wand  anzuschrauben 
oder  ein  Vorgelegelager  mit  ihm  zu  verbinden  oder  ihn  pendelnd 
aufzuhängen.  —  Die  Bleche  des  Motorankers  sind  nicht  unmittelbar 
auf  die  Achse,  sondern  auf  eine  besondere  Buchse  gesteckt,  was 
den  Vorteil  bietet,  daß  die  Achse  leicht  auswechselbar  ist.  Die 
Ausführung  von  Motoren  mit  anormalen  Wellenenden  (größere 
Länge,  Anbringung  eines  Gewindezapfens  und  dergl.,  Verlängerung 
auf  der  Kommutatorseite)  bereitet  also  in  der  Fabrikation  keine 
Schwierigkeiten. 
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Hauptdaten  der  Maschine. 


Anker: 
Durchmesser  I>=  30  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen Zj  =  15     „ 
Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze Z  =  15     „ 
EisenhöheohneZähneÄ  =  4,8    ^ 

Wicklung: 
Reihenschaltung        a  =  1 
Leiterzahl  ^=  984 

Leiterabmessungen  ^  =  2,03  mm 
Nutenzahl  Z=41 

Nutenabmessungen 

=  11,9X27  mm 


Kommutator: 
Durchmesser  D^  ==  24,5  cm 

Nutzbare  Länge     i^^^S        „ 
Lamellenzahl  E=^  1^3 

Magnetgestell: 


Polzahl 
Polbogen 
Polschuhlänge 
Kernquerschnitt 


2jp  =  4 
&p=  16,5  cm 

Q^  =  165  cm* 


Magnet  Wicklung: 
Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =357 
Drahtdurchmesser      ^  =  3,1  mm 

8.  Maschinenfabrik  Oerlikon«  Generator  mit  vertikaler  Welle, 
100  KW,  150  ümdr.  pro  Min,  115  Volt,  870  Amp.  (Fig.  498 
u.  499.) 

Der  Generator  wird  durch  eine  Turbine  angetrieben  und  das 
Gewicht  des  Ankers  ruht  auf  der  Turbinenwelle.  Das  untere  Lager 
ist  zweiteilig  und  der  äußere  Durchmesser  der  Lagerhülse  ist  so 
groß,  daß  der  Wellenflansch  durch  die  Bohrung  des  Armkreuzes 
hindurchgeht.  Die  Schmiernng  erfolgt  von  oben  durch  eine  Bohrung 
der  Welle.  Unter  jedem  Lager  sind  für  das  abtropfende  Öl  Fang- 
schalen angebracht. 

Die  obere  Stirnfläche  ist  mit  einer  Verkleidung  aus  Segeltuch 
versehen,  damit  der  von  den  Bürsten  und  dem  Kommutator  ab- 
fallende Staub  nicht  in  den  Anker  eindringen  kann.  Die  Nach- 
rechnung ergibt,  daß  der  Generator  sehr  reichlich  dimensio- 
niert ist. 


Hauptdaten 

der  Maschine. 

Anker: 

Leiterzahl                     N=  360 

Durchmesser               Z)  =  1 1 5  cm 

Leiterabmessungen  2,7X22  mm 

Eisenlänge  mit  Luft- 

Nutenzahl                   Z=1S0 

schlitzen                  l^  =  44      „ 

Nutenabmessungen  =  9  X  2ü  mm 

Eisenlänge  ohne  Luft- 

schlitze                     /  =  44      „ 

Kommutator: 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  ä  =  1 4, 9  „ 

Wicklung: 

Durchmesser                -D^  =  53  cm 

Reihenparallelschal- 

Nutzbare Länge           2y^=17    „ 

tung                          a  =  3 

Lamellenzahl                K=1S0 
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Fig.  498  und  499.    Maschinenfabrik  Oerlikon.    Generator  mit  vertikaler  Welle, 
100  KW,  150  Umdr.  pro  Min. 
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Magnetgestell: 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2p  =  6 

5^  =  43  cm 

Q^  =  1075cm* 
Q,  =  528    „ 


Magnet  wicklang: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =450 
Drahtdurchmesser      ^  =  5,0  mm 


9.  Aktiengesellschaft  Brown,  Boveri  &  Co.  Generator,  150  KW, 
500  Unidr.  pro  Min.     200  Volt,  750  Amp.    (Fig,  500  bis  502.) 

Anker  und  Kommutator  gestatten  der  Luft  ein  Durchstreichen 
von  der  einen  Ankerseite  zur  anderen.  Der  Anker  hat  drei  Lüftungs- 
schlitze, deren  Konstruktion  aus  Fig.  502  ersichtlich  ist;  zwischen 
den  Zähnen  liegen  2  mm  starke  Messingstege,  und  im  Innern  des 
Ankerkemes  bilden  dreiseitig  ausgestanzte  und  ausgebogene  recht- 
eckige Blechstücke  die  erforderlichen  Stützen. 

Die  Magnetspulen  sind  ohne  Spulenkasten  hergestellt,  mit 
Baumwollband  umwickelt  und  mit  Schnurbändem  versehen.  Zwischen 
Joch  und  Spule  liegt  eine  Filzscheibe  F,  Die  Entfernung  der  Lager 
ist  so  groß  gewählt,  daß  für  andere  Verhältnisse,  z.  B.  große  Strom- 
stärken, auch  ein  längerer  Kommutator  und  Anker  Platz  hat. 

Hauptdaten  der  Maschine. 


Anker: 
Durchmesser  2)=  75  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen Zj  =  23     „ 
Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze Z  =  20     „ 
Eisenhöhe  ohne  Zähne  ä  ^  11 ,4  „ 

Wicklung: 
Parallelschaltung  a  =  3 

Leiterzahl  N=  456 

Leiterabmessungen=2,4Xl2mm 
Nutenzahl  Z=114 

Nutenabmessungen = 8, 5x36mm 

Kommutator: 
Durchmesser  2)^  =  52  cm 

Nutzbare  Länge        1/^=26,5  „ 
Lamellenzahl  IT  =  228 


Magnetgestell: 


Polzahl 

Polbögen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2j?=6 
h^  =  28  cm 
^^  =  25  „ 

Q^  =  453cm' 
Qi=216    „ 


Magnetwicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  868 
Drahtdurchmesser      ^  =  2,6  mm 


Temperaturerhöhungen: 

Anker  =45<> 

Kommutator  =50^ 

Magnetwicklung  =  40  ^ 

10.  St^.  Electricit^  et  Hydranliqne,  Charleroi.  Bahngenerator, 
500  KW,  100  ümdp.  pro  Min.     500  Volt,   1000  Amp.     (Taf.  VIII.) 

Der  Generator  ist  entsprechend  den  hohen  Anforderungen, 
welche  der  Bahnbetrieb  mit  seinen  starken  und  raschen  Belastungs- 
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Schwankungen  an  die  Maschinen  stellt,  sehr  kräftig  und  gedrungen 
gebaut.  Der  Ankerkörper  ist  mit  dem  Schwungrad  fest  verschraubt 
und  dadurch  gewissermaßen  mit  diesem  zu  einem  Stücke  vereinigt, 
so  daß  die  aus  den  Belastungsschwankungen  resultierenden  Stöße 
direkt  vom  Schwungrad  aufgenommen  werden,  ohne  die  Welle  und 
die  übrigen  Maschinenteile  zu  beanspruchen. 

Der  Ankerkörper  ist  auf  eine  sogenannte  falsche  Nabe  auf- 
gesetzt; diese  ist  zweiteilig  und  wurde  angeordnet,  um  den  ein- 
teiligen Ankerkörper  über  die  Kurbel  der  Dampfmaschinenwelle 
bringen  zu  können.  Das  Joch  besteht  aus  Gußeisen  und  zeigt 
einen  massiven,  einfach  zu  formenden  Querschnitt.  Pole  und  Pol- 
schuhe bilden  ein  Stück:  die  Polschuhe  sind  in  axialer  Richtung 
steil  abgeschnitten.  Die  Ankerwicklung  ist  als  vierfach  geschlossene 
Reihenparallelschaltung  mit  Äquipotentialverbindungen  ausgeführt, 
welche  hinter  dem  Anker  in  Form  von  Gabeln  angeordnet  sind. 
Der  Bürstenträger  ist,  wie  dies  bei  größeren  Maschinen  vielfach 
geschieht,  durch  vier  Konsole  an  dem  Joch   befestigt. 

Rechts  neben  der  Maschine  ist  noch  die  zugehörige  Schalt- 
säule TJ  sichtbar,  auf  welcher  der  Unterbrecher  der  Ausgleichleitung 
(siehe  Abschn.  96)  und  ein  Umschalter  angebracht  ist,  mit  dem 
man  die  Maschine  entweder  als  Doppelschlußmaschine  oder  als 
Nebenschlußmaschine  schalten  kann.  Das  Schema  dieser  Schalt- 
vorrichtung ist  in  Fig.  3  Tafel  VIII  aufgezeichnet.  Der  einfache 
Schalter  stellt  den  Unterbrecher  der  Ausgleichleitung,  der  doppel- 
armige  den  Umschalter  dar,  mit  welchem  die  Hauptschlußwicklung 
kurzgeschlossen  werden  kann. 

Hauptdaten  der  Maschine. 

Anker:  Nutenzahl  Z=338 

Durchmesser  D  =  220cm  Nutenabmessungen 

^.      ,„  .^T    9.  =10,6X42  mm 

Elsenlänge  mit  Luft- 
schlitzen ?^  =  45      „  Kommutator: 

Eisenlänge  ohne  Durchmesser  1)^=170  cm 

Luftschlitze  Z  =  41      „  Nutzbare  Länge       1.^=    20    „ 

Eisenhöhe ohneZähneÄ=  21,8  „  Lamellenzahl  £-=676 


Wicklung: 

Bürsten: 
Material                             Kohle 

Reihenparallelschaltung  a  =  4 

Anzahl  der  Stifte             12 

Leiterzahl                        N=  1352 

Bürsten  pro  Stift                4 

Leiterabmessungen 

Bürstenabmessungen 

=  3,1X14,5  mm 

=  1,5X4  cm 

Arnold,  Gleichstromranschino.   II.   2.  Aiifi. 
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Magnetgestell: 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kemquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2p=12 
l^  =  43  cm 

'.  1320  cm» 


Magnet  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  öV2 
Drahtabmessungen 

=  2  X  (4  X  90)  mm 


Q^.=  1480 

11.  E.-A.-6.  yorm.  Kolben  &  Co.,  Prag.  Bahngenerator, 
500  KW,  90  Umdr.  pro  Min.    600  bis  550  Volt,  1000  Amp.  (Tafel  IX.) 

Auch  dieser  Bahngenerator  zeigt  eine  starke  und  gedrungene 
Bauart.  Das  Stahlgehäuse  ist  mittels  Druckschrauben  auf  zwei 
gußeiserne  Grundplatten  aufgesetzt  und  durch  Schrauben  in  allen 
drei  Dimensionen  verstellbar,  so  daß  es  leicht  genau  zentrisch  ein- 
gestellt werden  kann. 

Bei  der  Konstruktion  von  Anker  und  Kommutator,  sowie  bei 
der  Anordnung  der  Wicklung  ist  für  möglichst  freien  Luftzutritt 
und  gute  Kühlung  Sorge  getragen.  Die  Wicklung  (Schleifen- 
wicklung) ist  mit  Äquipotentialverbindungen  versehen,  welche  hinter 
dem  Ankor  als  Ringe  angeordnet  sind.  Eine  Abbildung  des  Ankers 
der  Maschine,  auf  welcher  die  Ausgleichsringe  deutlich  sichtbar 
sind,  gibt  Fig.  200. 

Der  Bürstenträger  ist  an  einem  großen  Ring  befestigt,  der  in 
das  Joch  eingesetzt  und  in  diesem  frei  drehbar  ist. 

Auf  der  Tafel  ist  auch  noch  die  Leerlaufcharakteristik  der 
Maschine  (Fig.  3)  und  eine  Verlustkurve  gegeben  (Fig.  4),  welche 
die  Verluste  in  Watt  als  Funktion  der  Klemmenspannung  für  die 
vollbelastete  Maschine  zeigt. 

Bei  500  Volt,  1000  Amp.  und  einer  Nebenschlußerregung 
von  4,7  Amp.  (Hauptschluß Wicklung  ausgeschaltet)  verteilen  sich 
die  Verluste  wie  folgt: 


Ankerkupfer     .     .     . 

15  000  Watt  =  2,8  Vo 

Feldkupfer  .... 

2  600     „     =0,48,, 

Nebenschl.-Regulator 

250     „     =0,05,, 

Hysteresis    .... 

10000     „     =1,9    „ 

Bürstenübergang  .     . 

5  000     „     =0,93,, 

Bürstenreibung      .     . 

2  550     „     =0,48,, 

35  400  Watt  =  6,64^'^. 

Der  Wirkungsgrad  für  Vollast  beträgt  demnach  93,4 ^/q. 

Als  Widerstände  des  Generators  wurden  bei  15®  gefunden: 
Ankerwiderstand      ....       0,013      Ohm 
Xebenschlußwicklung   ...     70,9  ,, 

Hauptschlußwicklung   .     .     .       0,00455     „ 
Bürstenübergang  bei  Stillstand       0,006         „ 
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Hauptdaten  der  Maschine. 
Anker:  Magnetgestell: 

Durchmesser  D=244cm     p^j^^^j  2«  =  10 

Eisenlänge   mit  Luft-  Polbogen  fe=59cm 

schlitzen  i,  =  47      „       Polschuhlänge         i  =  41   „ 

Eisenlänge  ohne  Luft-  Kernquerschnitt    Q^^lögOcm* 

schlitze  i  =  39,8„         .Tn^.h„„«r«nhnUt       0"= 

Eisen  höhe  ohne  Zähne  Ä  =  27      „ 


Jochquerschnitt     Q^-  =  880 


Anker 

=  30® 

Kommutator 

=  35® 

Magnetwicklung 

=  28® 

^^^^^^"&-*  Magnetwicklung: 
Parallelschaltung        a  =  5 

Leiterzahl                    ^^=1800  Schaltung  der  Spulen:  Serie 

Leiterabmessungen  =  2  X  20  mm  Windungen  pro  Spule  =  1 500 

Nutenzahl                    Z  =  300  Drahtabmessungen 

Nutenabmessungen  =  ^  X{^,'^  X  150)  mm 
=  13,5X50  mm 

Kommutator:  Temperaturerhöhungen: 

Durchmesser  D^  =  220  cm 

Nutzbare  Länge        I^^  =  19     ,, 
Lamellenzahl  K=  900 

12.  E,-A.-6.  vorm.  W.  Lahmeyer  &  Co.,  Frankfurt  a,  M.  Neben- 
schloßgenerator,  1000  KW,  94  Umdr.  pro  Min.  240  Volt,  4200  Amp. 
(Tafel  X.) 

Die  E.-A.-G.  vorm.  W.  Lahmeyer  &  Co.  hat  eine  ganze  Keihe 
großer  Maschinen  ausgeführt  und  zuerst  große  Schwungradmaschinen 
gebaut.  Die  letzteren  erhalten  große  Ankerdurchmesser  und 
geringe  Ankerlänge.  Die  großen  Durchmesser  haben  dazu  geführt, 
daß  die  Firma  eine  besondere  Jochkonstruktion  ausgebildet  hat, 
welche  sich  an  die  entsprechenden  Formen  für  große  Drehstrom- 
generatoren anschließt.  Die  Form  dieser  Gußgehäuse  ist  aus  den 
Tafeln  X  und  XI  zu  ersehen.  Sie  sind  innen  abgedreht,  und  die  Pole 
aus  Stahlguß  sind  auf  die  Drehfläche  mit  einer  von  außen  hinein- 
ragenden Schraube  aufgeschraubt;  der  Kopf  dieser  Schraube  ist  in 
die  Höhlung  des  Gehäuses  verlegt,  was  das  gute  Ausseihen  der 
Maschine  erhöht.  Um  die  Übergangsfläche  zwischen  den  Stahl- 
polen und  dem  Gußjoch  zu  vergrößern,  sind  zwischen  diesen 
Bleche  eingeschoben,  in  welchen  sich  der  Kraftfluß,  ehe  er  iu  das 
Gußjoch  übertritt,  ausbreitet.  Die  Maschinen  sind  sämtlich  mit 
Keihen Parallelschaltung  und  Äquipotentialverbindungen  ausgeführt, 
welche  in  Form  von  Drahtgabeln  hinter  dem  Kommutator  angeordnet 
und  auf  der  Kommutator büchse  durch  Bandagen  festgehalten  sind. 
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Der  in  Tafel  X  aufgezeichnete  1000  KW-Generator  ist  in  drei 
Ausführungen  im  Elektrizitätswerk  Gersthofen  bei  Augsburg  zur  Auf- 
stellung gelangt.  Die  Maschinen  sind  unmittelbar  mit  Turbinen  ge- 
kuppelt. Die  Nabe  des  doppelarmig  ausgebildeten  Ankerkörpers  ist 
gesprengt  und  mit  Schrumpfringen  zusammengehalten.  Die  Kom- 
rautatorbüchse  ist  an  Arbeitsflächen  des  Armsystems  angeschraubt. 
Die  Ankerpreßplatten  tragen  an  der  Innenseite  eine  große  Anzahl 
radialer  Rippen,  so  daß  zwischen  ihnen  und  den  Ankerblechen 
Zwischenräume  entstehen,  durch  welche  die  Luft  frei  durchstreichen 
kann.  Die  Wicklung  wird  unter  den  Polen  durch  Holzkeile  und 
*  außerhalb  durch  die  in  Fig.  180  dargestellten  Stahlbandagen  fest- 
gehalten. 

Fig.  3  zeigt  die  Konstruktion  des  Bürstenträgers  in  größerem 
Maßstabe.  Zur  Zentrierung  des  drehbaren  Ringes  besitzt  jede 
Konsole  zwei  Stellschrauben  V,  die  auf  ein  radial  bewegliches 
Führungsstück  F  gepreßt  werden,  Sj^  und  S^  sind  die  Sammel- 
ringe; der  eine  wird  an  alle  positiven,  der  andere  an  alle  negativen 
Bürstenstifte  angeschlossen.  Von  denselben  wird,  wie  in  den  Fig.  1, 
2  und  4  dargestellt  ist,  der  Strom  abgeleitet. 


Hauptdaten  der  Maschine. 

Anker: 

Durchmesser  J)  =  380  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 


l. 


30 


schlitzen 
Eisenlänge  ohne 

Luftschlitze  l==21 

Eisenhöhe  ohne  Zähne  h=2ß 


Bürsten: 
Material  Kohle 

Anzahl  der  Stifte  24 
Bürsten  pro  Stift  8 
Büratenabraessungen  =  2x3  cm 

Magnetgestell: 


Wicklung: 

Reihenparallelschaltung  a  =  12 
Leiterzahl  N=lß32 

Leiterabmessungen  =4X15  mm 
Nutenzahl  Z=8ie 

Nutenabmessungen 

=  6,2X38  mm 

Kommutator: 


Polzahl 

Polbogen 

Polschuhlänge 

Kernquerschnitt 

Jochquerschnitt 


2p-- 


L 


Durchmesser 
Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 


Dj^  =  290  cm 
L,=  30      „ 
Ä  =  816 


24 

:38  cm 
,     =30    „ 
Q^  =  660cm-^ 
Qy  =  836    „ 

Magnet  Wicklung: 

Schaltung  der  Spulen:  Serie 
Windungen  pro  Spule  =  308 
Drahtdurchmesser     ^=6,6  mm 

Temperaturerhöhungen: 

Anker  =20^ 

Kommutator  =27® 

Magnetwicklung      =  19®  m.  Th. 
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13.  E.-A.-6.  Torm.  W.  Lahmeyer  &  Co.,  Frankfurt  a,  M. 
Doppelgenerator,  1400  KW,  110  Unidr.  pro  Min.^)  I.  Lichtdynamo 
(links).  700  KW,  250  bis  290  Volt,  2800  bis  2420  Amp.  II.  Bahn- 
dynamo (rechts).  700  KW,  600  bis  660  Volt,  1170  bis  1060  Amp. 
(Tafel  XI.) 

Die  auf  Tafel  XI  dargestellte  Maschine  zeigt  die  Vereinigung 
zweier  Generatoren,  von  denen  der  eine  zur  Speisung  eines  Licht- 
netzes, der  andere  zur  Stromerzeugung  für  Bahnbetrieb  dient. 
Sie  werden  durch  eine  stehende  Dreifachexpansionsmaschine  an- 
getrieben, die  bei  110  Umdrehungen  1200  PS  leistet.  Die  Genera- 
toren leisten  jeder  normal  bei  Dauerbetrieb  700  KW,  während  drei 
Standen  830  KW  und  während  V^  Stunde  1000  KW. 

Die  beiden  Anker,  die  gleichzeitig  als  Schwungrad  dienen, 
sitzen  auf  einem  einteiligen  gußeisernen  Ankerträger,  dessen  Nabe 
an  drei  Stellen  gesprengt  und  durch  zwei  Schrumpfringe  und  einen 
Keil  auf  der  Welle  gehalten  ist.  Beide  Anker  haben  gleichen 
Durchmesser  und  sind  vollständig  unabhängig  vom  Ankerträger  so 
ausgebildet,  daß  sie  vollkommen  fertig  mit  Wicklung  und  Kommutator 
zum  Versand  gebracht  und  an  Ort  und  Stelle  an  den  Ankerträger 
angeschraubt  werden  konnten.  Der  Ankerdurchmesser  ist  so  gewählt, 
daß  das  geforderte  Schwunggewicht  GD*  =  30000  durch  die  rein 
konstruktiven  Querschnitte  erreicht  wurde  und  eine  weitere  Schwung- 
masse nicht  mehr  untergebracht  zu  werden  brauchte.  Die  Kommuta- 
torbüchse und  die  Ankerpreßringe  enthalten  keinerlei  Aussparungen, 
so  daß  die  ganze  angesaugte  Luft  über  den  Kommutator  hinwegstreicht 
und  durch  die  in  den  Ankerblechen  vorgesehenen  Ventilationsschlitze 
wieder  austritt,  wodurch  eine  sehr  wirksame  Kühlung  erreicht  wird. 
Um  Überschlagen  von  Funken  von  dem  Kommutator  der  Bahnmaschine 
nach  der  Kommutatorbüchse  zu  verhindern,  sind  die  Preßbacken 
auf  der  Stirnseite  des  Kommutators  mit  einem  in  Segmenten  aufge- 
schraubten Stabilitring  S  verkleidet. 

Die  Wicklungsstäbe  sind  mit  Isolierstoff  direkt  umpreßt  und 
in  die  gefrästen  Nuten  am  Ankerumfang  eingelegt.  In  diesen 
werden  die  Spulen,  wie  bei  der  vorher  beschriebenen  Maschine, 
durch  Stahlbandagen  festgehalten,  von  welchen  zwei  an  der  Aus- 
trittsstelle der  Stäbe  aus  den  Nuten  und  zwei  an  den  Wickelköpfen 
am  Ende  der  Wicklungsträger  angebracht  sind.  Wegen  der  hohen 
Umfangsgeschwindigkeit  der  Maschine  (21  m/sec)  ist  die  Isolation  des 
Ankerkörpers  am  äußeren  Umfange  durch  Aufziehen  von  Schnur- 
bandagen besonders  gegen  Loslösen  geschützt.  Die  Umfangsgeschwin- 


*)  Siehe  ETZ  1903,    S.  231.     F.  Collisohonn.     tJber    Doppelmaschinen, 
insbesondere  solche  mit  Schwungradanordnung. 
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digkcii  des  Kommutators  mußte  bedeutend  kleiner  gewählt  werden 
als  die  des  Ankers,  und  so  ergibt  sich  eine  große  Differenz  zwischen 
Ankerdurchmesser  und  Kommutatordurchmesser  und  eine  große 
Länge  der  Verbindungen  der  Wicklung  mit  dem  Kommutator. 
Diese  sind  daher  zur  Sicherung  ihrer  gegenseitigen  Lage  in  der 
Mitte  besonders  befestigt,  indem  sie  in  einem  mit  Nuten  versehenen 
Holzring  eingesetzt  und  durch  aufgeschraubte  Fiberstücke  in  diesen 
festgehalten  sind.  (Siehe  Fig.  6  d.  T.)  Wegen  des  großen  Abstandes 
zwischen  Kommutator  und  Gehäuse  ist  bei  dieser  Maschine  auch  der 
Bürstenträger  nicht  am  Gehäuse  angebracht,  sondern  bei  der  Bahn- 
niaschine  am  Lagerfuß,  bei  der  Lichtmaschine  am  ölkasten  für 
das  Exzenter  der  Dampfmaschine  mittelst  einer  Manschette  ange- 
schraubt. Zur  Führung  dient  ein  auf  die  Manschette  aufgeschraubter 
Ring;  die  Stellvorrichtung  ist  auf  einer  besonderen  Säule  gelagert. 
Die  Stromsammeischienen  der  Bahnmaschine  sind  in  den  gußeisernen, 
mit  Holz  ausgekleideten  Bürstenträgern  von  I-förmigem  Querschnitt 
isoliert  und  völlig  verdeckt  eingelegt  und  abwechslungsweise  direkt 
mit  den  Bürstenbolzen  verschraubt.  Die  letzteren  sind  an  den 
Durchführungsstellen  durch  den  Bürstenträger  mittelst  Büchsen  iso- 
liert und  außerdem  an  den  Endmuttern  durch  Ambroinkappen  ver- 
deckt, so  daß  also  stromführende  Teile  am  Bürstenträger  nicht  frei 
liegen. 

Die  untere  Hälfte  des  Gehäuses  ist  durch  eine  starke  Druck- 
schraube an  der  tiefsten  Stelle  gestützt.  Das  linke  Lager  ist  auf 
der  Tafel  nur  schematisch  angedeutet. 

Die  bei  den  Abnahmeversuchen  vorgenommenen  Indizierungen 
ergaben  folgende  Werte  für  den  Gesamt  Wirkungsgrad  der  Dampf - 
dynamo : 

Lichtmaschine  bei  712  KW     87, 2*^, 

Bahnmaschine  bei  736  KW     88    7o- 
Ferner  wurden  folgende  Temperaturerhöhungen  festgestellt: 


Belastung; 

TcmpcraturzuDahmc 

Volt 

Ampere 

Kilowatt 

Dauer 
Stunden 

Anker 

Kommu- 
tator 

Magnete ') 

Lichtmaschine 
Lichtmaschine 
Bahnmaschine 

246 
246 
607 

3315 
2896 
1211 

815 
712 
736 

3 

10 

97. 

20*^ 

22,5*^ 

21« 

35» 

27,5" 

15» 

51« 
40» 

^)  Durch  Wideratandsmossung  ermittelt. 
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Hauptdaten  der  Maschine. 


Anker: 

Licht-Type 

Bahn-Type 

Durchmesser 

J:>=370 

370  cm 

Eisenlänge  mit  Luftschlitzen 
Eisenlänge  ohne  Luftschlitze 
Eisenhöhe  ohne  Zähne 

^  =  24,4 

.    Z  =  21,4 

Ä  =  26,4 

24,4  „ 
21,4  „        , 
26,4  „ 

Wicklung; 

Reihenparallelschaltung 
Leiterzahl 

a=10 
A-=1680 

4 
1528 

Leiterabmessungen 
Nutenzahl 

=  3X15 

Z=840 

=  3,5X15  mm 
=  764 

Nutenabmessungen 

=  5,2X38 

=  6,2  X  38  mm 

Kommutator: 

Durchmesser 

Dfc=223 

225  cm 

Nutzbare  Länge 
Lamellenzahl 

1/^  =  30 
^=840 

15    „ 
764 

Magnetgestell: 

Polzahl 

2i?  =  20 

16 

Pol  bogen 
Polschuhlänge 
Kemquerschnitt 
Jochquerschnitt 

^  =  42 
^,  =  24,4 

Qy=545 

52,5  cm 
24,4  „ 
1020  cm* 
775     „ 

Magnetwicklung: 

Schaltung  der  Spulen: 
Windungen  pro  Spule 
Drahtdurchmesser 

Serie 
=  390 
<^=6,0 

Serie 
=  1100 
4,2  mm 

14.  Allgemeine  Elektricitats-Gesellschaft,  Berlin.  Generator, 
1320  KW,  86  Umdr.  pro  Min.  114  bis  145  Volt,  9500  bis  9100  Amp. 
(Tafel  XII.) 

Der  Generator,  welcher  für  die  Elektrochemische  Fabrik  Bitter- 
feld ausgeführt  wurde,  hat  ein  Magnetgehäuse  aus  Gußeisen.  Die 
an  die  untere  Gehäusehälfte  angegossenen  Füße  ruhen  auf  einem 
einzementierten  Gußrahmen  auf  und  sind  durch  Zug-  und  Druck- 
schrauben befestigt;  die  Druckschrauben  (D)  sitzen  auf  dem  Guß- 
rahmen auf,  während  die  Zugschrauben  (Z)  unten  in  gußeiserne 
Zylinder  eingeschraubt  sind,  die  in  Fundamenllöcher  eingelassen 
und  darin  mit  Zement  vergossen  sind.  Außerdem  ist  das  Gehäuse 
an  der  tiefsten  Stelle  noch  durch  eine  Preßschraube  unterstützt. 
Zur  seitlichen  Einstellung  sind  ebenfalls  Schrauben  vorgesehen,  und 
die  richtige  Stellung  ist  durch  Paßschrauben  (P)  bezeichnet. 
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Die  Magnetpole  sind  aus  Blechen  zusammengesetzt  und  am 
oberen  Ende  gegen  das  Gußgehäuse  zu  verbreitert,  um  ein  Aus- 
breiten der  Kraftlinien  herbeizuführen  und  dadurch  eine  zu  hohe 
Induktion  im  Gußeisen  an  der  Übertrittsstelle  zu  vermeiden.  Auf 
die  Blechpole  sind  schmiedeiserne  Polschuhe  aufgeschraubt.  Die 
Magnetspulen  werden  durch  Gußplatten  getragen,  die  mit  Preßspan 
beklebt  sind. 

Der  Ankerstern  der  Maschine  besteht  aus  einer  kräftigen  viermal 
gesprengten  Nabe  und  einem  doppelten  Armsystem.  Die  vorderen 
Arme  sind  nach  vom  ausgebaucht  und  tragen  die  Kommutatorbüchse. 
Die  Wicklung  ist  als  zweifach  geschlossene  Reihenparallelschaltung 
mit  36  Ankerstromzweigen  ausgeführt.  Bei  ihrer  Anordnung  ist 
auf  gute  Luftkühlung  Rücksicht  genommen.  Die  Ankerleiter,  welche 
einzeln  mit  Mika  isoliert  und  in  die  unisolierten  Nuten  eingelegt 
sind  (Fig.  8),  sind  von  außergewöhnlicher  Breite;  sie  werden  mit 
dem  Kommutator  durch  Rheotanbänder  verbunden,  deren  Form  in 
Fig.  192  gegeben  ist.  Entsprechend  ihrer  hohen  Stromstärke  erhält 
die  Maschine  einen  sehr  großen  und  langen  Kommutator;  für  dessen 
gute  Abkühlung  ist  dadurch  gesorgt,  daß  er  auch  auf  der  Innen- 
seite vollständig  frei  angeordnet  ist,  so  daß  auch  diese  ganze 
Fläche  als  Kühlfläche  wirkt.  Der  Strom  wird  durch  kombinierte 
Kupfer-Kohlenbürsten  abgenommen  (Fig.  7),  welche  ähnlich  kon- 
struiert sind,  wie  die  auf  Seite  62  beschriebenen.  Die  Kohle  wird 
hier  durch  eine  Spiralfeder  an  den  Kommutator  angedrückt,  welche 
durch  Drehung  des  Stiftes  5^  eingestellt  werden  kann. 

Der  Bürstenträger  ist  durch  lange  Arme  am  Gehäuse  befestigt. 
An  diese  ist  zunächst  ein  feststehender  Tragring  (T)  angeschraubt, 
der  außerdem  noch  durch  zwei  auf  Säulen  montierte  Druckschrauben 
gestützt  ist,  welche  gleichzeitig  zur  genauen  zentrischen  Einstellung 
dienen.  In  diesen  Tragring  ist  der  Bürstenring  eingesetzt  und  an 
den  Stellen,  wo  die  Arme  angreifen,  seitlich  durch  schmiedeeiserne 
Scheiben  S  gehalten.  Er  kann  durch  die  Verstellvorrichtung  C 
(Fig.  4)  gedreht  werden  und  durch  die  unter  dem  rechten  oberen 
Arm  angebrachte  Keilschraube  K  mit  Preßstück  P^  in  seiner  Lage 
festgestellt  werden  (Fig.  3). 

Der  Strom  wird  von  den  Sammelringen  mittelst  U-förmig  aus- 
gebogener Kupferschienen  (Fig.  5)  und  von  diesen  durch  S-förmige 
Kupferbänder  B  abgenommen,  die  aus  vielen  Lagen  dünner  Bleche 
zusammengesetzt  sind,  um  die  zur  Bürsten  Verstellung  notwendige 
Biegsamkeit  dieser  Ableitungen  zu  erreichen. 
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Hauptdaten  der  Maschine. 


Anker: 
Durchmesser  i>=320  cm 

Eisenlänge  mit  Luft- 
schlitzen Zj  =  50      „ 
Eisenlänge  ohne  Luft- 
schlitze Z=45,5  „ 
Eisenhöhe  ohne 

Zähne  h=20      „ 

Wicklung: 
Reihenparallelschaltung 

a=18 
Leiterzahl  ^=1152 

Leiterabmessungen  =7X11  mm 
Nutenzahl  Z=516 

Nutenabmessungen 

=  9,2  X  30  mm 

Kommutator: 
Durchmesser 

Nutzbare  Länge        Lj.  =  63 
Lamellenzahl  K==blß 


i)jt  =  220cm 


Magnetgestell: 

Polzahl  2p  =  18 

Polbogen  fe^  =  40  cm 
Polschuhlänge         Z^  =  47     „ 

Kemquerschnitt  Q^  =  1 1 7  5  cm^ 

Jochquerschnitt  Qj=  1200    ,, 

Magnetwicklung: 

Schaltung  der  Spulen :  parallel  in 
3  Gruppen 
Windungen  pro  Spule  =  660 
Drahtabmessungen   =5X7  mm 

Temperaturerhöhungen 

(bei  140  Volt,  9100  Amp.): 

Anker  =45® 

Kommutator  =  50  ® 

Magnetwicklung  =  45  ** 
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Bemerknni^  zu.  S.  269.  Wenn  die  EMKe  e^  und  e^  bekannt 
sind,  lassen  sich  einige  in  der  Theorie  der  Kommutation  im  Bd.  I 
gegebenen  Hauptgleichungen  anders  schreiben.  Die  für  den  Fall, 
daß  die  Bürstenbreite  gleich  oder  kleiner  ist,  als  eine  Lamellen- 
teilung {b^<ß)  gegebene  Bedingung  (s.  S.  414,  Bd.  1,  Gl.  116)  für 
die  EMK,  welche  vom  Hauptfelde  bei  Leerlauf  (gleiche  Felderregung 
bei  Leerlauf  und  Belastung  vorausgesetzt)  induziert  werden  müßte, 
und  welche  bei  einem  Ankerstrom  i^  einer  geradlinigen  Kurz- 
schlußstromkurve bezw.  einer  konstanten  Stromdichte  unter  den 
Bürsten  entspricht,  lautet  nun 

^o  =  «,  +  ^+2t«(Ä.  +  2Ä„)(|-2)       ...     (1) 

Dieser  spezielle  Wert  von  e^  wurde  im  Bd.  1  mit  €j^  bezeichnet. 

Die  in  der  kurzgeschlossenen  Spule  vom  kommutierenden 
Felde,  das  von  den  Feld-  und  Ankeramperewindungen  gemeinsauL 
erzeugt  wird,  induzierte  EMK  ist  in  diesem  Fall 

«o-<',  =  «'r+2ta(«.  +  2ü,)(^— I)  ...       (2) 

Die  Bedingung  für  eine  reine  Widerstandskommutation  bei  be- 
liebiger Bürstenbreite  lautet 

wobei  die  EMKe  als  Momentanwerte  aufzufassen  sind,  so  daß  die 
gegebene  Bedingung  in  jedem  Momente  der  Kurzschlußzeit  einer 
Spule  erfüllt  sein  muß. 

Bezeichnet  B^  die  Feldstärke,  die  bei  Leerlauf  und  gleicher 
Felderregung  in  der  Kommutierungszone  besteht,  und  B^  die  von 
den  Ankeramperewindungen  allein  erzeugte  Feldstärke,  so  ist  die 
resultierende  Feldstärke  in  der  Kommutierungszone  bei  Belastung 
(s.  Bd.  I,  S.  460  und  461) 

B,  =  B^-B^ (4) 
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Durch  die  Bewegung  der  kurzgeschlossenen  Spule  im  Felde  Bj^ 
müßte  eine  EMK  induziert  werden,  welche  der  Reaktanzspannung  e^ 
gleich,  aber  entgegengesetzt  gerichtet  ist.  Bei  glatten  Ankern  ist 
Bj^  klein,  weil  c^  klein  ist;  hier  rührt  die  Reaktanzspannung  fast 
allein  vom  Streufluß  der  Spulenköpfe  her,  bei  Nutenankem  tritt 
noch  der  Streufluß  des  Nutenraumes  und  der  Zahnköpfe  hinzu. 

Die  Reaktanzspannung  ist  eine  bestimmte,  durch  die  Form  der 
Kurzschlußstromkurve  bedingte  Funktion  der  Zeit  und  sie  kann 
daher  durch  die  Bewegung  der  Spule  nur  in  jedem  Momente  kom- 
pensiert werden,  wenn  das  kommutierendc  Feld  eine  solche  Form 
hat,  daß  die  durch  die  Bewegung  der  Spule  induzierte  EMK  die- 
selbe Funktion  der  Zeit  ist.  Die  aus  dieser  Bedingung  hervor- 
gehende Feldform  ist  praktisch  nur  in  besonderen  Fällen  zu  er- 
reichen, wir  müssen  daher  in  der  Regel  damit  rechnen,  daß  selbst 
bei  günstiger  Form  und  Stärke  des  Feldes  die  Bedingung  (3)  wäh- 
rend der  Kurzschlußzeit  nicht  dauernd,  sondern  nur  in  einzelnen 
Momenten  erfüllt  wird,  und  daß  zusätzliche  Ströme  auftreten. 

Im  ersten  Band  wird  der  Höchstwert  der  in  allen  kurzge- 
schlossenen Spulen  induzierten  EMK  A  E  (die  maximale  Kurzschluß- 
spannung) berechnet.  Aus  den  auch  im  Vorwort  angegebenen 
Gründen  berechnen  wir  jetzt  die  Kurzschlußspannung  mit  dem 
Mittelwert  e^^  der  Reaktanzspannung,  die  in  der  maximalen  Zahl  5^ 
der  kurzgeschlossenen  Spulen  induziert  wird.  Dieser  Wert  ist  all- 
gemein 

^^  =  ^^(^0-^,-0 (5) 

Die  Gleichung  für  den  zusätzlichen  Strom  (Gl.  191,  Bd.  I, 
S.  490)  und  alle  daraus  gezogenen  Schlüsse  werden  durch  obige 
Änderungen  nicht  berührt. 

Bemerkung  zu  S.  279.  Die  Messungen  wurden  von  Herrn 
Dr.-Ing.  Niebuhr  an  dem  Anker  ausgeführt,  dessen  Abmessungen 
in  der  Fußnote  S.  279  angegeben  sind.  Der  Anker  war  aus  dem 
Magnetgestell  entfernt.  Ein  Wechselstrom  von  hoher  Frequenz  wurde 
in  die  in  Fig.  337,  S.  278,  mit  Null  bezeichnete  Spule  und  in  die 
Meßanordnung  eingeführt. 

Wenn  alle  übrigen  Spulen  offen  waren,  wurde  bei  50  Perioden 
der  Selbstinduktionskoeffizient  Ln  der  Spule,  und  wenn  eine  der 
übrigen  Spulen  widerstandslos  kurzgeschlossen  war,  der  schein- 
bare Selbstinduktionskoeffizient  L^  =  k^Ly  bei  verschiedenen  Pe- 
riodenzahlen gemessen.  Daraus  ergibt  sich  zunächst  der  Dämpfungs- 
faktor k^. 
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Aus  der  Gleichung 


L=L,- 


©•+ 


o>" 


wurde  unter  Zugrundelegung  von  konstanten  Werten 


K. 


für  jede 


(ü 


Periodenzahl  —^  berechnet  und  für  c  =  -—  =  50  Perioden  das  gemes- 

sene  Verhältnis  gleich  dem  berechneten  gesetzt.  Auf  diese  Art  konnten 
die  Werte  von  Ä«  rückwärts  gefunden  werden.  Es  ergab  sich,  daß 
für  ein  bestimmtes  Verhältnis  von  R^ :  L^  der  Faktor  A«  mit  der 
Periodenzahl  anfangs  rasch  ansteigt  und  von  etwa  700  Perioden 
pro  Sekunde  an  konstant  bleibt.  Bei  dem  zu  den  Messungen  be- 
nützten Anker  war 

--*-  =  l,79.10^     und     Äeu(7oo)  =  0,722. 


-'s  (50) 


Die  Werte  der  Tabelle  beziehen  sich  auf  700  Perioden. 

Koeffizienten  der  Selbstinduktion,  der  scheinbaren  Selbst- 
induktion und   der  gegenseitigen   Induktion  eines  Nuten- 
ankers für  700  Perioden. 


Spulen 

^Nm) 

\l.=k'w, 

1 

K 

M 

# 

^K 

Mlkroheory 

Mikrohcnry      | 

Mikrohenry 

0  —  1 

5,675 

1,757 

0.31 

0,722 

5,66 

0,98 

0  —  2 

5,675 

2,158 

0,38     ■ 

0,722 

5,26 

0,927 

0  —  3 

5,675 

4,56 

0,805  1 

0,722 

2,96 

0,522 

0—4 

b,Qlb 

1       4,575 

0,806  • 

0,722 

2,94 

0,518 

0  —  1' 

5,675 

4,43 

0,78 

0,722 

3,13 

0,552 

0—2' 

5,675 

'       4,48 

0,79 

0,722 

3,065 

0,54 

0—3' 

5,675 

,       4,51 

0,795 

0,722 

3,025 

0,533 

0—4' 

5,675 

!       4,92         , 

0,865 

0,722 

2,44 

0,43 

Der  Koeffizient  der  scheinbaren  Selbstinduktion  ist  stark  ab- 
hängig vom  Schließungswiderstand  der  sekundären  Spule.  Er  nähert 
sich  um  so  mehr  dem  Werte  der  Selbstinduktion  (d.  h.  k^  wird  um 
so  größer),  je  größer  der  Schließungswiderstand  ist.  Die  in  der 
Tabelle  angegebenen  Werte  von  L^,  welche  dem  widerstandslosen 
Kurzschluß  einer  Spule  entsprechen,  stellen  daher,  für  den  ge- 
gebenen Anker,  die  kleinsten  Werte  dar. 

Die  Abhängigkeit  des  scheinbaren  Selbstinduktionskoeffizienten 
vom  sekundären  äußeren   Schließungswiderstand  (E^)  bei  verschie- 
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denen  Periodenzahlen  zeigt  die  folgende  Tabelle.  Die  Messung  be- 
zieht sich  auf  zwei  aus  Drahtlitzen  von  1,6/2,0  mm  Durchmesser  her- 
gestellten Spulen,  die  übereinander  in  einer  Nut  von  10  mm  Weite 
und  21  mm  Tiefe  lagen,  von  denen  die  eine  im  Meßstromkreis  ein- 
geschaltet war  und  die  andere  als  Sekundärspule  diente. 

Abhängigkeit  des  Dämpfungsfaktors  k^  vom  äußern  Schlie- 
ßungswiderstand B^  der  Sekundärspule  bei  verschiedenen 

Periodenzahlen. 


R, 

EJR, 

Dämpfungsfaktor  k^ 

c  =  306           c  =  870 

c  =  1500 

oo 

oo 

1,0                   1,0 

1,0 

1,0  ß 

11,9 

0,95 

0,81 

0,55 

0,6  ß 

5,95 

0,92 

0,72 

0,45 

Q,2bQ 

2,975 

0,85 

0,56 

0,39 

0,1  Q 

1,19 

0,74 

0,44 

0,35 

0   Q 

0 

0,39              0,31 

0,31 

Es  w 

ar  Li  = 

43,7 

42,8 

42,45    Mikrohenry. 

Aus  dieser  Tabelle  ist  ersichtlich,  daß  die  Dämpfung  bei  der 
Kommutation  um  so  besser  sein  wird,  je  kleiner  der  Übergangswider- 
stand der  Bürsten  ist. 
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Anker,  Anordnung  und  Isolierung  der 
Wicklung  von  glatten  23. 

—  Befestigung  des  —  auf  der  Welle  45. 

—  Lackieren,  Trocknen  und  Verkleiden 
des  36. 

—  Prüfung  der  129. 
Ankerbleche,  Isolierung  der  37. 
Ankerdrähte,    Berechnung    des    Quer- 
schnittes der  241. 

—  Berechnung    der    Zahl  der  238. 

—  Isolierung  der  21. 
Ankerkern  37. 

—  Lüftung  des  38. 
AnkerkOrper,  Beanspruchung  des  305. 

—  für  Itinganker  44. 

—  für  Trommelanker  40. 
Ankerlänge,   Wahl    des    Verhältnisses 

von  —  zu  Polbogen  219. 
Ankernuten,  Vorzüge  und  Zweck   der 

25. 
Ankerstern,  Beanspruchung  der 

Speichen  des  310. 
Ankerwicklung,  Wahl  der  212. 
Ankerzweigstrom  212.  239. 
Anlaßaggregat,  Anlassen  mittels  519. 


Anlaßwiderstände ,  Berechnung  der 
421. 

—  Stufung  der  416. 

Anlauf  eines  Motors  408.  518. 

Anlauf  Stromstärke  412. 

An  lauf  Verlust  412. 

Anlaufzeit  412. 

Armalack  14. 

Asbest  9. 

Asolit  13. 

Ateliers   de  Constructions  Electriques 

de  Charleroi  30.  43.  59.  66.  82.  135. 

139.  174.  214.  231.  402.  516.  575. 
Ausbalancierung,  statische  131. 

—  dynamische,  131. 

—  der  rotierenden  Teile  131. 
Ausgleichleitung  für  parallel  geschal- 
tete Doppelschlußgeneratoren  469. 

Ausgleich    stark    veränderlicher     Be- 
lastungen durch  Puffersysteme  505. 
Ausgleichringe  111. 

Bahnbetrieb,  Maschinen  für  462. 
Baur  5. 

Beleuchtung,  Maschinen  für  460. 
Berechnung,  ausführliche  eines  Doppel- 
schlußgenerators 312. 

—  eines  Hauptstromgenerators  372. 

—  eines  Wendepolmotors  357. 
Bergmann,  Elektrizitäts- Werke,  Berlin 

58.  138.  538. 

Blechbänder  zur  Befestigung  der  Wick- 
lung 106. 

Boudreaux,   Metallbürsten  Patent  54. 

Bragstad,  O.  S.  419. 

Bremswiderständo,  Berechnung  der 
422. 

Brown,  Bo  veri  &  Cie.,  Aktiengesellschaft 
30.  59.  108.  133.  193.  386.  530.  575. 

Brown,  C.  L.  504. 

Bürsten  53. 

—  Kontaktfläche  der  250. 
Bürstenbreite  251. 
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Bürstenhalter  54. 

-—  für  Metallbürsten  55. 

—  für  Kohlenbürsten  57. 

Collischonn,  F.  461.  581. 

Compagnie    de  Tlndustrie   Electrique 

et  Mecanique,  Genf  3.  57.  177.  490. 

503. 
Compagnie   des   Mines   de   Ligny-les- 

Aire  529. 
Compagnie  G6n6rale  Electrique,  Nancy 

30.   103.   111.   113.   165.   172.    231. 

402. 
Compagnie     Internationale     d^Electri- 

cit6,  Lüttich  214. 
Cornit  11. 
Crompton  &  Co.  5. 
Cutler-Hammer  Manufacturing  Co.  533. 


Elektrizitäts-Gesellschaft  Alioth  30. 
43.  44.  55.  63.  68.  87.  89.  91.  139. 
174.  231.  402. 

Rlektrotechn.  Institut  der  Techn. 
Hochschule  Karlsruhe  9.  247.  278. 

Emaildrähte  der  A.  E.  G.  22. 

Emailwiderstände  440. 

Empire  Cloth  16. 

Endruweit-Metallbürsten  54. 

Erens,  T.  435. 

Erlacher  440. 

Erregung,  Berechnung  der  259. 

Erregerwicklung,  vorläufige  Berech- 
nung des  Wicklungsraumes  der  258. 

—  Ausschalten  der  445. 

E.  T.  I.  (Elektrotechnisches  Institut 
der  Techn.  Hochschule  Karlruhe)  9. 
247.  278. 

Excelsiorlack  14. 


D6ri,  M.  208.  211.  234. 

Dettmar,  G.  208.  556. 

Deutsche  Elektralackfabrik,   Bruchsal 
(Baden)  14. 

Deutsche  Waffen-  und  Munitions- 
fabriken 143.  144. 

Dielectric  Mfg.  Co.  7. 

Dolivo-Dobrowolsky  551. 

Doppel  Schluß  Wicklung,  Anordnung  der 
126. 

—  Berechnung  einer  264. 
Drahtbänder,  Beanspruchung  der  307. 
Drahtbänder     zur     Befestigung     der 

Wicklung  104. 
Drahtlitzen  20. 
Drahtwicklung,  aus  Formspulen  76. 

—  von  Hand  ausgeführt  71. 
Drehmoment  408. 
Dreileitermaschine  von  Dettmar    556. 

—  von  Osanna  554. 
Dreileitersystem  547. 
Durchmesserwicklung  73. 
Durchschlagfestigkeit  1. 

Ebonit  10. 

Edler,  R.  459. 

Egger  447. 

Eickemeyer,  R.  90. 

Eisen  gewicht,    Abhängigkeit    des    — 

vom     Verhältnis     Ankerlänge     zu 

Polbogen  220. 

—  Abhängigkeit  dos  —  von  der  Pol- 
zahl 222, 

Eisenhöhe  des  Ankers  245. 

Elektralack  14. 

Elektrizitäts- Aktiengesellschaft    vorm. 

Kolben    &   Co.    30.    63.    111.    145. 

149.  152.  154.  169.  231.  402.  578. 


Fabrik    elektr.    Maschinen    vorm.    A. 

Ebert  231.  402. 
Farrington  8. 

Feldkurven,  Berechnung  der  300.  340. 
Feldmagnete,  Material  der  115. 
Feiten    &   Guilleaume-Lahmeyerwerke 

30.  49.  52.  58.  106.   111.   124.  179. 

188.  200.  214. 386.  514.  529.  579.  581. 
Ferranti  133. 
Festigkeit  des  Konstruktionsmaterials 

302. 
Festigkeitsberechnungen  302. 
Fiber  12. 

Fischer-Hinnen  448. 
Fliehkraft,  Beanspruchung   durch   die 

303. 
Flüssigkeitswiderstände  444. 
Förderanlagen,  elektrische  520. 
Fördermotor  174. 
Füllfaktor  der  Nut  29. 


Ganz^sche  Elektrizitäts- Aktiengesell- 
schaft 61.  159.  231.  402. 

Gelonkschablonen  78. 

General  Electric  Co.    134.  446. 

Generatoren  für  konstante  (oder  an- 
nähernd konstante)  Klemmen- 
spannung bei  konstanter  Touren- 
zahl 205.  460. 

—  für  annähernd  konstante  Klemmen- 
spannung bei  konstantem  äußeren 
Widerstände  und  veränderlicher 
Tourenzahl  206.  474. 

—  für  konstante  Stromstärke  206. 
489. 

—  für  veränderliche  Spannung  und 
Stromstärke  497. 

—  zum  Laden  für  Akkumulatoren  497. 
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Gesellschaft  für  elektrische  Industrie, 

Karlsruhe  i.  B.  30.  42.  57.  65.  66. 

96.   133.   135.   136.    152.   162.    171. 

183.  231.  386.  402.  563. 
Gewichte,  Einfluß  der  Polzahl  auf  die 

—  der  aktiven  Materialien  221. 

—  Einfluß    der    Größe    der    linearen 
Belastung  AS  auf  die  —  225. 

Gewichte  berechneter  Maschinen  335. 

356.  369.  401. 
Geyer  524. 
Gleitlager  135. 

Gleitlager  mit  Kugelschalen  138. 
Glimmer  7. 
Görges,  H.  417. 
O'Gorman  7.  16. 

Hand  Wicklung  71. 
Hartgummi  10. 

Hauptabmessungen,  Formeln  zur  Be- 
rechnung der  —  der  Maschine  223. 

—  Berechnung  der  233. 

—  Tabelle    über   —   und   berechnete 
Größen  ausgeführter  Maschinen  402. 

Hauptschlußmotoren,  Haupteigen- 
schaften der  487. 

—  Verfahren   zur    Tourenregulierung 
von  542. 

Hauptschlußwicklung,  Berechnung 

einer  263. 
Hauptschlußzusatzmaschine  500. 
Hauptstromkraftübertragung 

Moutiers-Lyon  177.  492. 
Hauptstrommaschine ,      Kommutation 

einer  380. 
Highfield  508. 
Hobart  2.  7.  16.  29.  116. 
Hochspannungsgenerator  177. 
Holitscher  12.  20. 
Holman,  G.  U.  G.  473. 
Hopkinson,  J.  547. 
Hunke,  E.  432.  434. 

ligner  522. 
Imprägnierstoffe  13. 
Induktionen  im  Ankerkem  245. 

—  im  Joch  257. 

—  im  Magnetkern  257. 

—  in  den  Zähnen  244. 
Isolation,  Prüfung  der  128. 
Isola- Werke,  Oerlikon-Zürich  13. 
Isolierfestigkeit  1.  17. 
Isolierlacke  13. 

Isolierstoffe,   Grad   der  Sicherheit  bei 
ihrer  Verwendung  17. 

—  gebräuchlichste  und   ihre  Verwen- 
dung 6. 

—  Einfluß     hoher     Temperatur      bei 
längerer  Einwirkung  auf  die  5. 


Isolierstoffe,  Untersuchung  der  1. 
Isolit  13. 


,    Isolierpapier  11. 

'   Isolierung  der  Ankerbleohe  37. 

'   —  der  Ankerdrähte  21. 

—  des  Kommutators  47. 

]   —  der  Magnetspulen  123. 

I  Jacob  508. 
I  Jacobi  470. 
<  Jessen  451. 
'   Joch,  Material  des  115. 

Jochquerschnitte  119. 

Johnson  -  Lundell  Electric  Traction 
Co.  116. 

Kallmann  Martin  443.  447. 

Kapp  501. 

Kapselmotor  147. 

Keile,  Beanspruchung  der  307. 

Keile   zur  Befestigung  der  Wicklung 

105. 
Kingdon  556. 

Kinzbrunner,  C.  3.  10.  11.  15. 
Klöckner  J.,  439.  448.  449.  455. 
Kommutationskurven ,     experimentell 

ermittelte  293. 
Kommutator  46. 

—  Abmessungen  des  247. 

—  Berechnung  der  Zahl  der  Lamellen 
des  238. 

—  Isolierung  des  47. 

—  Kühlung  des  247. 

—  Länge  des  252. 
Kommutatorkonstruktionen  48. 
Kommutatorlamellen,    Beanspruchung 

der  307. 

Kommutierung,  Wahl  der  Hilfsmittel 
für  die  208. 

— ,  Nachprüfung  der  Maschine  auf  — , 
Berechnungsbeispiel  332.  354.  369. 

— ,  Nachrechnung  der  Maschine  be- 
züglich ~  288. 

Kompen  sations wicklung  211. 

—  Beispiele  ausgeführter  Maschinen 
mit  —  190.  193.  392. 

Kraftübertragung  mit  veränderlicher 
Spannung  und  Stromstärke  502. 

Kraftübertragungssystem  Thury  489. 

Kugellager  143. 
I    Kupfergewicht,  Einfluß  der  Größe  der 
linearen  Belastung  AS  auf  das  — 
225. 

—  Einfluß  des  Verhältnisses  von  Anker- 
länge zu  Polbogen  auf  das  —  220. 

—  Einfluß  der  Polzahl  auf  das  —  222. 

Lagerkonstruktionen  134. 
I   Lagerschild  type  152.  179. 
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Lamellen,  Berechnung  der  Zahl  der  — 

des  Kommutators  238. 
Langdon-Davies,  W.  77. 
Laufringsystem  148. 
Leinöl  13. 
Levy,  Dr.  M.  440 
Lewis  12. 

Livingstone,  R.  309. 
Luftinduktion,  Werte  der  225. 
Luftscheibe  39. 
Luftspalt,  Größe  des  253. 

Magnetgestell,  Entwurf  des  256. 
Magnetkern  115. 

—  Befestigung  des  —  mit  dem  Joch  117. 
Magnetspulen  122. 

—  mit  Lüftung  125. 
-—  Prüfung  der  129. 
Mallet  81. 
Manilapapier  11. 

Maschine  mit  zwei  Kommutatoren  169. 
203. 

Maschinen  mit  zwei  Ankerwicklungen 
und  zwei  Kommutatoren  zur  Span- 
nungsteilung beim  Dreileitersystem 
551. 

Maschinenfabrik  Oerlikon  18.30.  51.57. 
60.64.69.106.113.119.141.164.167. 
186.  203.  214.  231.  386.  402.  502. 
565.  566.  573. 

Maschinenkonstante  224.  233.  234. 

Megohmit  8. 

Megotalc  8. 

Monges  0.  L.  E.  E.  447. 

Meirowsky  &  Co.  8.  14. 

Metallbürsten  53. 

Metallkappen,  zum  Festhalten  der 
Spulenköpfe  107.  193. 

Metallkohlenbürsten  54. 

Metallurgische  Zwecke,  Maschinen  für 
464. 

Motallwiderstände,  Bemessung  der  437. 

Meyersberg,  G.  513. 

Mikanit  7. 

Mikanitcloth  9. 

Mikanitleinwand  9. 

Mikanitpapier  9. 

Müch,  M.  475. 

Milne,  G.  G.  475. 

Morganite-Bürsten  53. 

Morris-Hawkins  Electric  CJo.  121. 

Motoren  für  konstante  Klemmenspann- 
ung und  Nebenschlußerregung  206. 
485. 

—  für  konstante  Klemmenspannung 
und  Hauptschlußerregung  206.  487. 

—  für  konstante  Klemmenspannung 
und  Doppelschlußerregung  207. 488. 

—  für  konstante  Stromstärke  207.490. 

Arnold,  Olelchstrommaschine.   II.   2.  Aufl. 


Motoren  für  veränderliche   Spannung 
und  Stromstärke  207.  502. 
I   Motorgenerator  162.. 

Moutiers-Lyon,  Kraftübertragung  492. 
1   Müller,  Hermann  446.  454. 
i    Müller,  Maximilian  424. 

!    National  Physical  Labor atory  5. 

Nebenschluflgeneratoren,Parallelschal- 
j         tung  von  465. 

I   Nebenschlußmotor,  Eigenschaften  des 
!         486. 
I   Nebenschlußmotoren,  Kegulierung  der 

Tourenzahl  532. 
I   Nebenschluß  Wicklung,        Berechnung 
i         einer  260. 
,   Niebuhr,  H.  278.  279.  292.  587. 

Niethammer  133.  139.  444.  447.  452. 

Nuten,  Berechnung  der  243. 
!   Nutenanker,  Anordnung  der  Wicklung 
bei  26. 

—  Isolierung   der  Wicklung  von    28. 
Nutenformen  26. 

Nutenzahl  239. 

Oelschläger,  W.  208.  287. 
Osnos,  M.  483. 
Ossanna  554. 

I   Papier,    verwendet  zu  Isolierzwecken 

!        11- 

I   Parallelschaltung    von    Nebenschluß- 
generatoren 465. 

—  von  Doppelschlußgeneratoren   468. 
Parallelwirklung  213. 

—  mehrfache  213. 
Parsons  193. 
Pecolit  11. 

I   Perry  2. 

!   Persicaner  &  Co.,  Berlin- Wien  11. 

Pfiffner,  E.  46.  247. 

Physikal.-Techn.  Beichsanstalt  8. 

Pirani  509.  521. 
'   Pochin,  E.  A.  N.  421. 

Pohl,  R.  208. 

Polbogen,  Wahl  des  Verhältnisses  von 
Ankerlänge  zu  —  219. 

Polschuhe  116. 

—  Befestigung  der  —  mit  dem  Mag- 
I          netkern  117. 

:   Polschuhform,  Berechnung  der  296. 336. 

Polzahl,  Wahl  der  221. 

Potentialdifferenz     benachbarter     La- 
I         meUon  216.  240. 
I    Preßspan  12.  16. 

Prüftransformator  für  einzelne  Anker- 
spulen 128. 

—  für  fertige  Anker  129. 
Pufferaggregat,  Wirkungsweise  509. 

38 
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Pufferaggregat,    konstruktive   Durch* 

bildung  516. 
Pufferbatterie,  Wirkungsweise  505. 

—  Anwendung  von  Zusatzmaschinen 
bei  —  507. 

Puffermaschine  nach  Jacob  508. 

—  nach  Highfield  508. 

—  nach  Pirani  509,  521. 
Puffermotor  23. 

Querfelddynamo  von  Bosenberg  477. 
500. 

Bayner,  E.  H.  3 

Beaktionsbürstenhalter  60. 

Begulierung  der  Tourenzahl  von  Haupt- 
schlußmotoren 542. 

von  Nebenschlußmotoren  532. 

Begulierwiderstände  für  Erregerma- 
schinen 431. 

—  für  Nebenschlußgeneratoren  zum 
Konstanthalten  der  Spannung  bei 
veränderlicher  Belastung  426. 

—  für  Nebenschlußgeneratoren  zur 
Veränderung  der  Spannung  430. 

—  für  Motoren  433. 

—  Schaltung  von  —  für  Nebenschluß- 
generatoren 447. 

Beihenparallelwicklung  214. 
Kiemer,  J.  141. 
Bieter  &  Co.  36. 
Binganker  212. 

—  Konstruktion  von  69. 
Bohle  516. 

Bosenberg,  E.  477.  500. 
Bothert  27.  461. 
Büdenberg  275. 

Byan  211. 

Sachsenwerk,    Licht-   &  Kraft    A.-Q. 

189.  214.  231.  402. 
Schablonenwicklung  76. 
Schablonen  Wicklung  der  E.-Gr.Alioth  87. 

—  nach  Hobart  88. 

—  nach  Eickemeyer  90. 
Scherenschablonen   78. 
Schleifenwicklung  213. 
Schlichting,  H.  262. 
Schmiemuten  141. 
Schröder,  L.  507. 

Schrumpf  ringe,  Beanspruchung  der  308. 

Sehnenwicklung  74. 

Seidener  132. 

Sengel  554. 

Serie-  und  Parallelschaltung  von  zwei 

Motoren  519.  543. 
Sever  2. 
Siemens,  Bros.  &  Co.,  London   5.  51, 

121. 


,   Siemens  &  Halske  A.-G.,  Wien  42. 449. 
I         531. 

'  Siemens- Schucker t -Werke  30.  60.  63. 
120.   156.  200.  231.  402.  418.  510, 

I         516.  520.  521.  550.  571. 

I   Soanes  77. 

'   Spannungserhöher    beim    Laden    von 

,         Akkumulatoren  499. 

!  Spannungsteilung  beim  Dreileiter- 
system 548. 

I   —  durch  Akkumulatoren  548. 

—  durch  Ausgleichmaschinen  549. 

—  System    von   Dolivo-Dobrowolsky 
551. 

I   Sprague-Compagnie  544. 
.    —  Schaltung  545. 

Spulenkasten  122. 
'    Stabilit  10. 
!   Stabwicklung  98. 
.   Steinmetz  5.  7.  9.  18. 
I    Sterling  Vamish  14. 

St.  Louis  Transit  CJo.  129. 

Stollberg,  H.  F.,  Offenbach  (Main)  37. 

Strecker  555. 
j   Stribeck  143. 
j    Stromableitungen  62. 
;    Stromdichte,  Abhängigkeit  der  —  von 
'         der  Erwärmung  242. 
;   —  in  den  Ankerdrähten  241. 

—  in   der  Hauptschlußwicklung   264. 
I   —  in  der  Nebenschlusswicklung    262. 

Stromvolumen  einer  Nut  239. 
Sumec  224. 
Symons  10.  12.  16. 

Tandem- Anlaß-  und  Begulierverfahren 

538. 
Thomson,  Dr.  16. 
Thury  '206.  207.  489. 
Toplis  51. 
Tourenregulierung     durch    Änderung 

der    zu   induzierenden    EMK    532. 

542. 

—  durch  Änderung  der  Polzahl  538. 
der  Windungszahl  538. 

des  Kraftflusses  537.  544. 

Tourenzahl  217. 
Trommelanker  212. 

—  mit  Stabwicklung  98. 
Trudelle  450. 

Turbogeneratoren ,      Beispiele    ausge- 
führter 183.  186.  193.  200.  203. 

—  Maschinenkonstante  von  234. 
Turbogeneratorlager  139.  141. 
Turner  2.  7.  16. 

Umfangsgeschwindigkeit  217. 
Union  Elektrizitätsgesellschaft  Berlin 
123.  569. 
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Vereinigte  Elektrizitäts  •  Aktiengesell- 
schaft, Wien  30.  137.  147.  214.  231. 
402. 

Vereinigte  Isolatoren  werke ,  Berlin- 
Pankow  11. 

Vertikale  Welle,  Maschine  mit  147. 
149.  164.  165. 

Volta,  Aktiengesellschaft,  Beval  110. 
123.  124.  136.  214.  559.  561. 

Vorausberechnung,  Allgemeines  über 
205. 

—  Grrundlagen  der  205. 
Vulkanasbest  9. 

Walter  5. 

Walzenzugmaschinen,  elektrischer  An- 
trieb von  524. 
Ward-Leonard-Schaltung  520. 
Wellen  Wicklung  214. 
Wendefeld,  Stabüität  des  287. 

—  Form  und  Stärke  des  284. 
Wendepolbreite  281. 

Wend^pole ,  Beispiele  ausgeführter 
Maschinen  mit  181.  183.  186.  188. 
193.  203. 

—  Berechnung  der  281. 


Wendepole,  Berechnungsbeispiel  349. 
363. 

—  Material  und  Form  der  119. 

—  Nachteile  der  210. 

—  Vorteile  der  208. 
Wendepollänge  282. 
Wendepolmotor,  Berechnung  eines  357. 
Wendepolwicklungen  119. 
Western  Electric  Co.  58. 
Westinghouse   Electric    &   Mfg.    Co., 

Pittsburg  89.  126.  543. 
Wicklungskappen,  Beanspruchung  der 

307. 
Widerstandsapparate  für  Motoren  mit 

Umkehrung  der  Drehrichtung  453. 

—  ohne  Umkehrung  der  Drehrichtung 
448. 

Wood,  Cleveland  43. 

Zähne,  Beanspruchung  der  305. 

Zingler,  V.  439. 

Zusammenstellung  der  Formeln  für  die 
Berechnung  von  Gleichstromma- 
schinen 386. 

Zusatzaggregat  158. 

Zusatzmaschinen  499. 
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(Die   beigedruckten   Zahlen  geben   die  Seite  an,  auf   der  die  betreffende  Bezeichnung  eingeführt 
wird.    Auf  den   durch  *  kenntlich   gemachten    Seiten   sind   Formeln  für  die  betreffenden  Grtßen 

zu  finden.) 

A. 

A  =  ^"  ^  =  ^\~  I,  419*;  424*. 

Aa         -=  Abkühlungsfläche  des  Ankers  I,  742*. 

Afc         =^  Abkühlungsfläche  des  Kommutators  I,  747. 

Ap,         ^=  Abkühlungsfläche  der  Mag^netspulen  I,  739*. 

AS        =  Stromvolumen  pro  1  cm  Ankerumfang  (lineare  Belastung)  I,  300. 

AW      :^  Amperewindungen  I,  261. 

AWa      =  Ampere  Windungen  pro  magnetischen  Kreis  für  den  Anker  kern  I,  282. 

AWg      =  entmagnetisierende  Amperewindungen  des  Ankers  pro  magnetischen 
Kreis  I,  311*. 

AWj      =  Amperewindungen  pro  magnetischen  Kreis  für  das  Joch  I,  283*. 

ÄWfc     =  Amperewindungen  pro  magnetischen  Kreis  bei  Belastung  I,  329*. 

AWfco    ^=  Ampere  Windungen  pro  magnetischen  Kreis  bei  Leerlauf  I,  261*. 

AWi      =  Amperewindungen   für   den    doppelten   Luftspalt  I,  268*. 

AWm     =  Amperewindungen    pro    magnetischen    Kreis    für    die    Magnetkerne 
I,  283*. 

AWy    =  Ampere  Windungen    pro  Wendelpolpaar  bezw.  pro  Wendepol  zur  Er- 
zeugung des  Wendefeldes  I,  583*;  II,  282*. 

AWp     =  für  zwei  Polspitzen  verbrauchte  Amperewindungen  I,  462*. 

AWq     =  Amperewindungen ,    welche    der    entmagnetisierenden    Wirkung    des 
Ankerquerfeldes  entsprechen  I,  314*. 

AWr  =  AWg  -}-  AWg  =  längsmagnetisierende  Ankeramperewindungen   I,   327*. 

AWt      =  Gesamte  Amperewindungszahl  der  Feldwicklung  bei  Belastung  II,  260*. 

AWio     =  Gesamte  Ampere windungszahl  der  Feldwicklung  bei  Leerlauf  ü,  260*. 

AW„     =  Erforderliche   Amperewindungszahl  [^eines    Wendepolpaares    bezw. 
Wendepoles  I,   583*;  n,  282*. 

AWx     =  Amperewindungen  pro  magnetischen  Kreis  für  die  Zähne  I,  278*. 

a  =  Halbe  Anzahl  der  Ankerzweigo  I,  56. 

aa  ^=  Spezifische  Kühlfläche  des  Ankers  I,  742*. 

a/t  --=  Spezifische  Kühlfläche  des  Kommutators  I,  747*. 

ctm         =  Spezifische  Kühlfläche  der  Magnetspulen  I,  739*. 

dw        =  Amperewindungen  pro  1  cm  des  Kraftlinienweges  I,  262. 
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a  und  0C|  =  Verhältnis  des  Polbogens  zur  Polteilung. 

a„         =  resultierender  Schrittfehler  bei  Nutenankern   mit  Äquipotentialver- 

bindungen  I,  193*. 
a,x         =  Schrittfehler    bei    glatten    Ankern    mit   Äquipotentialverbindungen 

I,  177*. 

B. 

B  =  Induktion  oder  Kraftlinienzahl  pro  cm'  I,  10*. 

Ba  =  Induktion  im  Ankerkem  I,  282*. 

Bj  =  Induktion  im  Joch  I,  283*. 

Bt  =  Induktion  im  Luftspalt  I,  267*. 

Bm  ==  Induktion  im  Kern  der  Feldmag^ete  I,  282*. 

Bq  =  Feldstärke  des  Ankerfeldes  in  der  Kommutierungszone  I,  461*. 

B„i  =  Induktion  im  Luftspalt  unter  den  Wendepolen  II,  281*. 

B„m  =  Induktion  im  Wendepolschenkel  II,  282*. 

Bt  =  Induktion  in  den  Zähnen  I,  277*. 

B^i  =  ideelle  Zahninduktion  I,  279*. 

B^fp  =  wirkliche  Zahninduktion  I,  279*. 

bc  ==auf  den  Ankerumfang  reduzierte  Bürstenverstellung  I,  311. 

bi)  =  auf  den  Ankerumfang  reduzierte  Bürstenbreite  I,  363*. 

b,  =  ideeller  Polbogen  I,  267*. 

br  =  auf  die  einfache  Parallelwioklung   reduzierte  Bürstenbreite   I,  360*. 

6»  =  Wend^polbreite  I,  577*. 

b„i  =  ideelle  Wendepolbreite  I,  581*. 

5,  =  Bürstenbreite  I,  358. 

ß  ==  Lamellenteilung  I,  358. 

ßl)  =  auf  den  Ankerumfang  reduzierte  Lamellenteilung  I,  363*. 


Ca,  C/ty  C»,  =  Koeffizient  der  Wärmeabgabe  des  Ankers,  des  Kommutators,  der 

Feldmagnete  I,  743*;  I,  747*;  I,  739*. 
Cn         =  Konstante  n,  278. 
c  =^  Periodenzahl  I,  8*. 

D. 

X>  =  äußerer  Durchmesser  des  Ankereisens. 

D{  =  innerer  Durchmesser  des  Ankereisens. 

Dji  =  Kommutatordurchmesser. 

Dtn  =  Durchmesser  des  Magnetkernes  11,  318. 

dn  =  Durchmesser  des  Drahtes  der  Nebenschlußwicklung  11,  261. 

A  =  Blechdicke  in  mm. 

d  =  Größe  des  Luftspaltes  unter  den  Hauptpolen  I,  266. 

S„  =  Größe  des  Luftspaltes  unter  den  Wendepolen. 

B. 

E  =  Elektromotorische  Kraft  (EMK)  I,  18;  59. 

Ea         =  induzierte  EMK  eines  Ankerzweiges  I,  326*. 

e  =  induzierte  EMK. 

€o  =  die  vom  Hauptfeld  in  einer  kurzgeschlossenen  Spule  induzierte  EMK 

II,  269. 
eg  =  die  vom  Ankerquerfeld  in  einer  kurzgeschlossenen  Spule  induzierte 

EMK  n,  272*. 
€r  =  der  Momentanwert  der  Reaktanzspannung  einer  Spule  II,  269;  II,  277*. 

^rmajc    =  maximale  Beaktanzspannung  einer  Spule  II,  277*. 
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er4  =  mittlere  Beaktanzspannang  einer  Spule  11,  269;  II,  273*. 

e,  =  effektive  Keaktanzspannung  (Funkenspannung)  II,  288*;  I,  510*. 

ACo  =  KurzschluBspannung  bei  nicht  verstellten  Bürsten  II,  288*. 

Ae,  =  Kursschlußspannung  bei  verstellten  Bürsten  11,  288*. 

e  =  halbe  Schrittverktirzung  I,  356*. 

17  =  Wirkungsgrad. 

=  Steinmetz^sche  Hysteresiskonstante  I,  631. 

F. 

Ft         =  Auflagefläche  aller  Bürsten  II,  251. 

/■„  =  Formfaktor  der  Kurve  der  mittleren  örtlichen  Stromdichte  unter  der 

Bürste  I,  444. 
0-  =  Kraftfluß  I,  2*;  I,  59. 

0.,  0„,  0j  =  Kraftfluß  im  Anker,  Magnet,  Joch  I,  264. 
^f,a       =  Kraftfluß  unter  einem  Wendepol  I,  566. 
0f,^     =  Kraftfluß  im  Magnetkern  eines  Wendepoles  I,  566. 
0tpg       =vom  Wendepol  ausgehender  Streufluß  I,  566. 

G. 

Gita       =  Gewicht  des  Ankerkupfers  in  kg  II,  225. 

Gn/t       =  Gewicht  des  Kommutatorkupfers  II,  307. 

Qj^^      =  Gewicht  des  Magnetkupfers  ü,  226. 

G,         =  Gewicht  der  Ankerzähne  n,  305. 

g  =  Auflagedruck  der  Bürsten  pro  cm'  in  kg  I,  681. 

y  =  Spezifisches  Gewicht. 

H. 
h  =  Eisenhöhe  des  Ankers  I,  282*. 

hm         =  radiale  Höhe  des  Magnetpoles  I,  290. 
h^  =  Nutenhöhe  II,  316. 

I. 

J  ==  Stromstärke. 

Jg  =  gesamter  Ankerstrom  I,  125*. 

Jj^  .—-  Strom  in  den  Hauptschlußwindungen  I,  244. 

i.  =  Strom  eines  Aukerzweiges  I,  49. 

i/f  '-=  Momentan  wort  des  geradlinigen  Kurzschlußstromes  I,  367 ;    I,  386*. 

i„  =  Nebenschlußstrom  I,  244. 

i^  =  Momentanwert  des  zusätzlichen  Kurzschlußstromes  I,  367. 

K. 

K  =  Lamellenzahl  des  Kommutators  I,  50. 

k  =EMK-Faktor  I,  17*. 

kl  =  Verhältnis  der  Leitfähigkeit  des  Luftspaltes  eines  glatten  Ankers  zu 

der  eines  Nutenankers  I,  269*. 
Jfcj  =  Isolationsfaktor  I,  282*;  II,  37*. 

Ar,  =  Luftquerschnitt  der  Nut :  Eisenquerschnitt  des  Zahnes  I,  279*. 

k^  =  Koeffizient    zur  Berechnung  der  Hysteresisverluste   in   den  Zähnen 

I,  639*. 
Äj  =  Koeffizient  zur  Berechnung  der  Wirbelstromverluste  in  den  Zähnen 

I,  645*. 
ka  =  Dämpf ungsfaktor  II,  278. 

k^  II,  290. 

k^  II,  292. 

k,  I,  275*. 
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L. 

X«,  Ljj  I/Mi  XjvM  =  Länge    des  Kraftlinienweges   im  Anker,  im  Joch,   in  den 

Hauptpolen,  in  den  Wendepolen  I,  262. 
Lk        =  Kommutatorlänge  II,  252. 
Ln       =  Selbstinduktionskoefiizient  II,  276*. 
Ls        =^  Streuinduktionskoeffizient  II,  276*. 
l  =  Eisenlänge  des  Ankers  I,  276. 

la  =  halbe  Länge  einer  Ankerwindung  I,  665*. 

Ib         =  Länge  der  Bürsten  eines  Stiftes  in  der  Achsenrichtung  I,  424. 
l^  =  mittlere  Länge  einer  Hauptschlußwindung  II,  264. 

li  =ideeUe  Ankerlänge  I,  268;  276^^;  II,  236*. 

Ij^  =  mittlere  Länge  einer  Nebenschlußwindung  II,  260. 

lg  =  Länge  eines  Spulen  köpf  es  I,  875. 

l^         =  Wendepollänge  I,  575. 
l^i        =  ideelle  Wendepollänge  I,  566;  581*. 
l^  =  gesamte  Ankerlänge  I,  267. 

X  =  spezifische  magnetische  Leitfähigkeit. 

Xf  =  Leitfähigkeit  zwischen  Magnet  und  Joch  I,  291*. 

Xj^g       =  Leitfähigkeit  des  Streuflussos  zwischen  den  Nutenkanten  II,  273*. 
Xj^g       =  Leitfähigkeit  zwischen  den  Zahnköpfen  II,  290*. 
Xlm       =  Leitfähigkeit    des  vom  Strome   einer  Spule  hervorgerufenen  totalen 

Eigenfeldes  n,  290*. 
X^         =  Leitfähigkeit  zwischen  den  Magnetkernen  I,  291*. 
Xya       =  Leitfähigkeit    des    vom    Stromvolumen    einer    Nut   hervorgerufenen 

Streufeldes  II,  273*. 
Xnm      =  Leitfähigkeit    des    vom    Stromvolumen    einer   Nut    hervorgerufenen 

totalen  Eigenfeldes  II,  285*;  290*. 
A„         =  Leitfähigkeit  des  Nutenraumes  II,  273*. 
Xft^        =  Leitfähigkeit  des  Nutenraumes  für  den  zusätzlichen  Kurzschlußstrom 

II,  290*. 
Xp  =  Leitfähigkeit  zwischen  den  Polflächen  I,  291*. 

Xq         =  Leitfähigkeit  des  Ankerquerfeldes  in  der  neutralen  Zone  I,  461*. 
Xq„        =  Leitfähigkeit  des  Ankerquerfeldes  in  der  neutralen   Zone  bei  nicht 

verstellten  Bürsten  I,  463*. 
Xq,        =  Leitfähiß:keit  des  Ankerquerfeldes  in  der  neutralen  Zone  bei  verstell- 
ten Bürsten  I,  462*. 
,1,  ==  Leitfähigkeit  für  das  Feld  eines  Spulenkopfes  I,  374* ;  II,  273*. 

N. 

N  =  Draht-  oder  Stabzahl  eines  Ankers  I,  60*. 

n  =  Zahl  der  Umdrehungen  pro  Minute. 

n,  =  Zahl  der  Luftschlitze  im  Anker  II,  236. 

V  =  Verhältnis  von  Nutenweite  zu  Luftraum  I,  271*. 

O. 

CD  =  Winkelgeschwindigkeit. 

P. 

P  =  Klemmenspannung. 

Pak      =  maximale    Potentialdifferenz  zweier  benachbarter  Lamellen  I,  529*. 

AP       =  Potentialdifferenz  zwischen  Kommutator  und  Bürste  I,  330. 
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p  =  Zahl  der  Polpaare  I,  50. 

p„         =  Zahl  der  aufeinander  folgenden  gleichnamigen  Bürsten,  welche  weg- 
gelassen sind  I,  358. 

Q. 

Q^ii  Qji  Qmi  Qirm  =  Querschnitt  des  Ankerkerns,  des  Joches,    der  Hauptpole, 

der  Wendepole  I,  266*. 
gm  ==  Querschnitt  eines  Ankerdrahtes  I,  665. 

qjk  =  Querschnitt  eines  Drahtes  der  Hauptschlußwicklung  I,  667. 

q„         =  Querschnitt  eines  Drahtes  der  Nebenschlußwicklung  I,  666. 

H. 

R„  =  Ankerwiderstand  I,  594;  665*. 

Bk  =  Widerstand  der  Hauptschlußwicklung  I,  602;  667*. 

Ä„  =  Widerstand  der  Nebenschlußwicklung  I,  606;  666*. 

B„  =  spez.  Übergangs  widerstand  unter  den  Bürsten  I,  350;  424. 

r,  r„  r,  bis  r^  =  Nutenabmessungen  I,  371;  II,  290. 

r«  =  Begulierwiderstand  im  Nebenschlußkreis  I,  666. 

Q  =  spezifischer  Widerstand  I,  647. 

S. 

5  =  Spulenzahl  I,  60. 

6  =  Zahl  der  von  einer  Bürste  kurzgeschlossenen  Spulen  I,  464*. 
8  =  Zahl  der  Spulenseiten  einer  Wicklung  I,  68*. 

8a  ■-=  Stromdichte  im  Ankerdraht  II,  241*. 

«A  =  Stromdichte  in  der  Hauptschlußwicklung  II,  264*. 

8n  =^  Stromdichte  in  der  Nebenschlußwicklung  II,  262*. 

01,  =- mittlere  Örtliche  Stromdichte  unter  der  Bürste  I,  333;  444*. 

o  =- Streukoeffizient  I,  264;  287*;  291*. 

=  mechanische  Beanspruchung  in  kg/cm-  II,  303*. 

a„  =  I,  266*. 

0^  =  Biegungsbeanspruchung  IE,  808*. 

Oh  =  Hysteresiskonstante  I,  634*;  663*. 

otc  ^  Streukoeffizient  der  Wondepole  I,  568;  II,  282. 

o^  =  Wirbelsti-omkonstante  I,  641*;  663. 

T. 

Ta         =  Temperaturerhöhung  des  Ankers  I,  665;  742*. 

2k         =  Temperaturerhöhung  des  Kommutators  I,  747*. 

T^         =  Temperaturerhöhung  der  Magnetspulen  I,  666;  789*. 

Ty        =  Kurzschlußzeit  des  Stromvolumens  einer  Nut  I,  360*. 

tj  f„  ^2  =  Nutenteil ung  I,  192. 

T  =  Polteilung  I,  4. 

=  Schubbeanspruchung  II,  306. 
^  =  Drehmoment  I,  696*. 

^a  =  auf  den  Anker  ausgeübtes  Drehmoment  II,  408*. 

Um         =  Umfang  des  Spulenkopfes  II,  273. 

u*  =  Anzahl  der  pro  neutrale  Zone    im   Kurzschluß  befindlichen    Spulen- 

seiten I,  338. 
w„  =  Zahl  der  Spulenseiten  einer  Nut  I,  100*. 
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V. 

F.  =  Eisenvolumen  des  Ankerkemes  I,  634. 

Vi  =  Eisenvolumen  der  Zähne  I,  640. 

V  =^  Umfangsgeschwindigkeit  des  Ankers  I,  14*. 

Vft  =  Umfangsgeschwindigkeit  des  Kommutators  I,  360. 

Vt  =  Zapfengeschwindigkeit  I,  671. 

W. 

Wei  =  Eisen  Verluste  I,  663. 

Wh  =  Verlust  in  der  Hauptschlußwicklung  I,  667*. 

Wk  =  Hysteresisverlust  I,  631*. 

Wita  =  Verlust  durch  Stromwärme  im  Ankerkupfer  I,  665*. 

Wl  -=^  Verlust  durch  Luftreibung  I,  680. 

Wn  =  Verlust  in  der  Nebenschlußwicklung  I,  666*. 

Wp  =  Verlust  in  den  Polschuhen  I,  647;  649*. 

Wr  =  Verlust  durch  Lagerreibung  I,  676*. 

Wr  =  Verlust  durch  Bürstenreibung  I,  681*. 

Wu  =- Bürstenübergangsverlust  I,  332;  668*. 

W„  =  Wirbelstromverlust  I,  641*. 

Wf,  ^--  Windungszahl  der  Hauptschlußwicklung  I,  667. 

Wn  =  Windungszahl  der  Nebenschlußwicklung  I,  666. 

X. 

X  =  Konstante  zur  Berechnung  von  k^  I,  271*;  276*. 

X  -^-  Ankerkonstante  II,  400. 


y  —  resultierender  Wicklungsschritt  I,  55 ;  I,  69*. 

Vu  y-i  =  Teilschritte  I,  69*. 

y/c  -—  Konmiutatorschritt  I,  69*. 

y„  =  Nutenschritt  I,  100*. 

yp  -^  Potentialschritt  1,  171*. 

Z. 

Z  --Nutenzahl  I,  103. 

Zi  --^  Breite  des  Zahnkopfes  I,  269. 

z.  =  Breite  des  Zahnfußes  278. 
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Die  GlGichstrOmniftSChinG.  ihre  Theorie,  Untersuchung,  Konstruktion, 
Arbeitsweise  und  Bereohnung.  Von  £•  Arnold,  Professor  und  Direktor 
des  Elektrotechnisoh^i  Instituts  der  Großherzoglichen  Technischen  Hoch- 
schule Fridericiana  zu  Karlsruhe.     In  zwei  Bänden. 

Erster  Band:  Theorie  und  Untersuchung.  Zweite,  vollständig  umge- 
arbeitete Auflage.    Mit  693  Textfiguren.    In  Leinwand  geb.  Preis  M.  20, — 

Zw.eiter  Band:  Konstruktion,  Berechnung,  Untersuchung  und  Arbeits- 
weise der  Gleiohstrommaschiae.  Zweite,  vollständig  umgearbeitete  Auflage. 
Mit  502  Textfiguren  und  13  Tafeln.     In  Leinwand  geb.   Preis  M.  20.—, 

Die  Wechselstromtechnik.  Herausgegeben  von  E.  Arnold,  Professor 
und  Direktor  des  Elektrotechnischen  Instituts  der  Großherzoglichen  Tech- 
nischen Hochschule  Fridericiana  zu  Karlsruhe.     In  fünf  Bänden. 

Erster  Band:  Theorie  der  Wechselströme  und  Transformatoren.  Von 
J.  L.  la  Conr.  Mit  263  Textfiguren  und  3  Tafeln.  In  Leinwand  geb. 
Preis  M.  12,--. 

Zweiter  Band:  Die  Transformatoren.  Von  E.  Arnold  und  J.  L. 
la  Conr.   Mit  335  Textfiguren  und  3  Tafeln.    In  Lwd.  geb.  Preis  M.  12,—. 

Dritter  Band:  Die  Wicklungen  der  Weohselstrommaschinen.  Von 
E*  Arnold.    Mit  426  Textfiguren.    In  Leinwand  geb.  Preis  M.  12,—. 

Vierter  Band :  Die  synchronen  Wechselstrommaschinen.  Von  E.  Arnold 
und  J.  L.  la  Cour.  Mit  514  Textfiguren  und  13  Tafeln.  In  Leinwand 
geb.  Preis  M.  20,—. 

Fünfter  Band:  Die  asynchronen  Wechselstrommaschinen.  Von  E.  Arnold 
xmd  J*  L.  la  Cour*    Befindet  sich  in  Vorbereitung, 

Elektromotoren  fGr  Gleichstrom.  von  Dr.  G.  BooMer,  Professor 
an  der  Königl.  Technischen  Hochschule  zu  Berlin.  Zweite,  verbesserte 
Auflage.     Mit  49  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  4,—. 

Elektromotoren  für  Wechselstrom  und  Drehstrom,    von   Dr. 

6.  Roefsler,  Professor  an  der  KönigL  Technischen  Hochschule  zu  Berlin. 
Zweite  Auflage  in  Vorbereitung. 

Motoren  für  Gleich-  und  Drehstrom,   von  Henry  m.  Hobart,  b. 

Sc.  M.  I.  E.  E.  Mem.  A.  L  E.  E.  Deutsche  Bearbeitung.  Übersetzt  von 
Franklin  Panga.    Mit  425  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  10, — . 

Die  Bahnmotoren  für  Gleichstrom.  ihre  Wirkungsweise,  Bauart 
und  Behandlung.  Ein  Handbuch  für  Bahntechniker  von  H.  MQller,  Ober- 
ingenieur der  Westinghouse-Elektrizitäts- Aktiengesellschaft,  und  W.  Matters- 
dorff,  Abteilungsvorstand  der  Allgemeinen  Elektrizitäts-Gesellschaft.  Mit 
231  Textfiguren  tmd  11  litbogr.  Tafeln,  sowie  einer  Übersicht  der  ausge- 
führten Typen.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  15, — . 

Die  Prüfung  von  Gieichstrommaschinen  in  Laboratorien  und  Prüf- 

räumen.  Ein  Hilfsbuch  für  Studierende  und  Praktiker  von  C.  Klnzbrunner, 
Ingenieur  und  Dozent  für  Elektrotechnik  an  der  Mimicipal  School  of 
Technology  in  Manchester.  Mit  249  Textfiguren.  In  Lwd.  geb.  Preis  M.  9, — . 


Zu  beziehen  durch  Jede  Buchhandlung. 
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Yerlag  Ton  Julius  Springer  in  Berlin. 


Dynamomaschinen  für  Gleich-  und  Wechselstrom,    von  oisbert 

Kapp.  Vierte,  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Mit  255  Textfiguren. 
In  Leinwand  geb.  Preis  M.  12, — . 

Transformatoren  für  Wechselstrom  und  Drehstrom.    Eine  Dar. 

Stellung  ihrer  Theorie,  Konstruktion  und  Anwendung.  Von  Oisbert  Kapp, 
Dritte,  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Mit  186  Textfiguren.  In 
Leinwand  geb.  Preis  M.  8, — . 

Asynchrone  Generatoren  für  ein-  und  mehrphasige  Wechselströme.  Ihre 
Theorie  und  Wirkungsweise.  Von  OL  Feldmann,  Ingenieur  und  Privat- 
dozent an  der  Großherzogl.  Technischen  Hochschule  in  Darmstadt.  Mit 
50  Textfiguren.     Preis  M.  3.—. 

Der  Drehstrommotor.  Ein  Handbuch  für  Studium  und  Praxis.  Von 
Jiilins  Heubach,  Chef -Ingenieur.  Mit  163  Textfiguren.  In  Leinwand  geb. 
Preis  M.  10,—. 

Die  Arbeitsweise  der  Wechselstrommaschinen.     Für  Physiker, 

Maschineningenieure  und  Studenten  der  Elektrotechnik.  Von  Fritz  Emde« 
Mit  32  Textfiguren.  Preis  M.  2,40;    in  Leinwand  geb.  M.  3,—. 

Konstruktionen  und  Schaltungen  aus  dem  Gebiete  der  elek- 
trischen   Bahnen.      Gesammelt  und  bearbeitet  von  0.  S.  Bragstad, 

a.  o.  Professor  an  der  Großherzogl.  techn,  Hochschule  Fridericiana  in  Karls- 
ruhe.    31  Tafeln  mit  erläuterndem  Text.     In  einer  Mappe  Preis  M.  6, — • 

Ober  die  Entwicklungsmöglichkeiten  des  Induktionsmotors  für 

Einphasen-Wechselstrom.  von  Dr.Ing.  R.  t.  Koch.  Mit  49  Text- 
figuren.     Preis  M.  2,60. 

Elektromechanische  Konstruktionselemente.  Skizzen,  herausgegeben 

von  Dr.  G.  Klingenberg ,  Professor  und  Dozent  an  der  KönigL  Tech- 
nischen Hochschule  zu  Berlin.  Erscheint  in  Lieferungen  zum  Preise  von 
je  M.  2,40.  Bisher  sind  erschienen:  Lieferung  1,  2,  3,  4  (Apparate)  und  6, 
7  (Maschinen);  Lieferung  6  erscheint  im  Winter  1907.  Jede  Lieferung 
enthält  10  Blatt  Skizzen  in  Folio. 

Elektromechanische  Konstruktionen.  Eine  Sammlung  von  Konstruk- 

tionsbeispielen  und  Berechnungen  von  Maschinen  und  Apparaten  für  Stark- 
strom. Zusammengestellt  und  erläutert  von  Gisbert  Kapp.  Zweite,  ver- 
besserte und  erweiterte  Auflage.  Mit  36  Tafeln  und  114  Textfigturen.  In 
Leinwand  geb.  Preis  M.  20, — . 


Zu  beziehen  durch  jede  Bacbhandluug. 
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Yerlag  Ton  Jullns  Sprinir^r  in  Berlin. 


Kurzes  Lehrbuch  der  Elektrotechnik,  von  Dr.  a.  niomäien,  Elektro- 

ingenieur.  Dritte,  verbesserte  Auflage.  Mit  338  Textfiguren.  In  Leinwand 
geb.  Preis  M,  12,—. 

Die  wissenschaftlichen  Grundlagen  der  Elektrotechnik,    von 

Dr.  G.  Benisclike.  Zweite,  erweiterte  Auflage  von  „Magnetismus  und 
Elektrizität  mit  Rücksicht  auf  die  Bedürfnisse  der  Praxis".  Mit 
489  Textfiguren.     Preis  M.  12,—;  in  Leinwand  geb.  M.  13,20. 

Ergebnisse  und  Probleme  der  Elektronentheorie.    Vortrag  von 

H.  A.  Lorentz,  Professor  an  der  Universität  Leiden.  Zweite,  durch- 
gesehene Auflage.     Preis  M.  1,50. 

Die  neueren  Wandlungen  der  elektrischen  Theorien,  einschließ- 
lich der  Elektronentheorie.  Zwei  Vorträge  von  Dr.  O.  Holzmiilier.  Mit 
22  Textfiguren.     Preis  M.  3,—. 

Die  elektrischen  Wechselströme.  Füt  Ingenieure  und  studierende  be- 
arbeitet. Von  T.  H.  Blakesley.  Autorisierte  Übersetzung  von  Cl.  Feldmann. 
Mit  31  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  4, — . 

Die   Isolierung   elektrischer    Maschinen,     von  h.  w.  Turner, 

Associate  A.  I.  E.  E.  und  H.  M.  Hobart,  M.  L  E.  E.,  Mem.  A.  I.  E.  E. 
Deutsche  Bearbeitung  von  A.  von  Köni^löW  und  R.  Krause,  Ingenieure. 
Mit  166  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  8, — . 

Experimentaluntersuchungen  über  die  Selbstinduktion  in  Nuten 
gebetteter  Spulen  bei  hoher  Frequenz,  von  Dr.-ing.  h.  Niebuhr. 

Mit  23  Textfiguren.     Preis  M.  1,60. 

Die  Untersuchungen  elektrischer  Systeme  auf  Grundlage  der 

Superpositionsprinzipien,  von  Dr.  Herbert  Hansrath,  Privatdozent 
an  der  Großherzoglichen  Technischen  Hochschule  Fridericiana  zu  Karls- 
ruhe.    Mit  14  Textfiguren.     Preis  M.  3, — . 

Elektrotechnische  MeBkunde.  von  Arthnr  Linicer,  Ligenieur.  Mit 
385  Textfiguren.    In  Leinwand  geb.  Preis  M.  10, — . 

Elektrische  und  magnetische  Messungen  und  Meßinstrumente. 

Von  H.  S.  Hallo  und  H.  W.  Land.  IBine  freie  Bearbeitung  und  Ergänzung 
des  holländischen  Werkes  „Magnetische  en  Elektrische  Metingen"  von 
6.  J.  van  Swaay«  Professor  an  der  technischen  Hochschule  zu  Delft.  Mit 
343  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  15, — . 

Messungen  an  elektrischen  Maschinen.   Apparate,  Instrumente, 

Methoden,  Schaltungen.  Von  B.  Krause,  Ingenieur.  Zweite,  verbesserte 
Auflage.    Mit  172  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  5, — . 
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Anwendung  und  Zukunft  der  Kondensatoren  in  der  Wechsel-* 

Stromtechnik.      Von  Dipl.  Elektroingenieur  W.  T.  Bislez.   Mit  20  Text- 
figuren.     Preis  M.  2,40. 

Die  Akkumulatoren  für  Elektrizität.  Von  Professor  Dr.  E. Hoppe. 
Dritte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  zahlreichen  Textfiguren.  Preis 
M.  8, — ;  in  Leinwand  geb.  M.  9, — ; 

Herstellung  und  Instandhaltung  elektrischer  Licht-  und  Kraft- 
anlagen. Ein  Leitfaden  auch  für  Nichttechniker  unter  Mitwirkung  von 
MichaÜLe  verfaßt  und  herausgegeben  von  S.  Frlir.  T.  Galsberg.  Dritte, 
umgearbeitete  und  erweiterte  Auflage.    In  Leinwand  geb.  Preis  M.  2,40. 

Telegraphie  und  Teiephonie  ohne  Draht,  von  otto  jentsch,  Kaiser. 

hoher  Ober- Postinspektor.    Mit  156  Textfiguren.     Preis  M.  5.— ;   in  Lein- 
wand geb.  M.  6, — . 

Die  drahtlose  Telegraphie  und  ihr  Einfluß  auf  den  Wirt- 
schaftsverkehr unter  besonderer  Berücksichtigung  des  Systems  ,,Tele- 
f unken**.  Mit  einem  Verzeichnis  der  Patente  und  Literaturangaben  über 
drahtlose  Telegraphie.  Von  Dr.  £•  Nesper,  Diplom-Ingenieur.  Mit  22  Text- 
figuren.    Preis  M.  3, — . 

Die  Telegraphentechnik.  Ein  Leitfaden  für  Po3t-  und  Telegraphen- 
beamte. Von  Dr.  Karl  Strecliery  Geh.  Postrat  und  Professor.  Fünfte, 
vermehrte  Auflage.  Mit  376  Textfiguren  und  2  Tafeln.  Preis  M.  6, — ; 
in  Leinwand  gebunden  M.  6, — . 

Hilfsbuch  für  die  Elektrotechnik,  unter  Mitwirkung  einer  Anzahl  Fach- 
genossen  bearbeitet  und  herausgegeben  von  Dr.  K.  Strecker,  Geh.  Postrat 
und  Professor.  Siebente,  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Mit 
676  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  14, — . 

Von  wichtigeren  oder  umfangreichen  Änderungen  der  vorliegenden  Auflage  seien  erw&hnt: 
Die  Kapitel  über  Messung  von  Induktionskoefflsienten ,  KapaxitAten,  DielektridtAtskonstanten, 
die  Wechselstrommessungen,  die  Aufnahme  und  Analyse  von  Stromkurven,  die  Messungen  an 
elektrischen  Straßenbahnen,  die  Übersicht  über  die  Elektrizitätsz&hler.  Die  Abschnitte,  welche 
die  Elektromagnete,  Transformatoren  und  Dynamomaschinen,  Umformer  und  Gleichrichter  be- 
handeln, im  Umfange  von  160  Selten,  sind  völlig  neu  bearbeitet.  Die  Tabellen  ausgeführter 
elektrischer  Maschinen  sind  wieder  In  der  Art  wie  in  der  5.  Auflage  behandelt.  Bin  neuer  Ab- 
schnitt: Das  elektrische  Kraftwerk,  und  ein  Kapitel  über  den  elektrischen  Betrieb  von  Maschinen 
sind  eingefügt  worden.  In  dem  Abschnitt  über  elektrische  Beleuchtung  haben  die  Kapitel  über 
die  Lampen  eine  durchgreifende  Umarbeitung* erfahren;  auch  ist  der  Abschnitt  um  ein  Kapitel 
über  Theaterbeleuchtung  erweitert  worden. 

Ferner  wurde  ein  neuer  Abschnitt  über  die  Verwendung  der  Elektrizltftt  auf  Schiffen  zu. 
gefügt  und  die  Strom- Wärmeerzeugung,  worunter  auch  die  früher  als  besonderer  Abschnitt  be- 
handelte elektrische  MinenzUndung,  neu  bearbeitet.  Im  Abschnitt  über  Telegraphie  wurde  dem 
neu  bearbeiteten  Fernsprechwesen  ein  getrenntes  Kapitel  zugewiesen  und  das  Pupinsche  Ver- 
fahren, die  Femsprechleitungen  zu  verbessern,  aufgenommen.  Ferner  wurde  der  Telegraphie 
•ohne  Draht'  ein  Abschnitt  gewidmet.  Schließlich  wurde  ein  Anhang  beigefügt,  welcher  die 
wichtigeren  Gesetze,  Verordnungen  und  Ausführungsbestimungen  auf  dem  elektrischen  Gebiete 
und  mit  Erlaubnis  des  Verbandes  deutscher  Elektrotechniker,  dessen  Normalien  und  Voifichriften 
enthält. 


Zu  beziehen  durch  Jede  Bachhaudlnng. 


Digitized  by 


Google 
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Die  Berechnung  elektrischer  Leitungsnetze  in  xheone  und  Praxis. 

Bearbeitet  von  Jos.  Herzog,  Vorstand  der  Abteilung  für  elektriscbe  Be- 
leuchtung, Ganz  &  €0.9  Budapest,  und  €1*  Feldmann,  Privatdozent  an  der 
Großherzogl.  Technischen  Hochschule  zu  Darmstadt.  Zweite,  umgarbeitete 
und  vermehrte  Auflage  in  zwei  Teilen. 

Erster  Teil:  Strom-  xmd  Spannungsverteilung  in  Netzen.  Mit  269 
Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  12, — . 

Zweiter  Teil:  Die  Dimensionierung  der  Leitungen.  Mit  216  Text- 
figuren.    Li  Leinwand  geb.  Preis  M.  12, — . 

Handbuch  der  elektrischen  Beleuchtung.  Bearbeitet  von oberingenieur 

J.  Herzog  und  Professor  Cl.  Feldmann.  Dritte,  verbesserte  Aullage. 
Mit  707  Figuren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  20, — . 

Grundzüge  der  Beleuchtungstechnik,  von  Dr.ing.  l.  Bloch,  in- 

genieur  der  Berliner  Elektrizitätswerke.  Mit  41  Textfiguren.  Preis  M.  4, — ; 
in  Leinwand  geb.  M.  6, — . 

Theorie  und  Berechnung  elektrischer  Leitungen,  von  Dr.-ing. 

H.  Gallasscr,  Ingenieur  bei  Brown,  Boveri  &  Co.,  Baden  (Schweiz),  und 
Dipl.-Ing.  M.  Hausmann,  Ingenieur  bei  der  Allgemeinen  Elektrizitats- Ge- 
sellschaft, Berlin.     Mit  145  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  6, — . 

Berechnung  und  Ausführung  der  Hochspannungs  -  Fern- 
leitungen. Von  Carl  Fred.  Holmboe,  Elektroingenieur.  Mit  61  Tezt- 
figuren.     Preis  M.  3, — . 

Die  Fernleitung  von  Wechselströmen,    von  Dr.  g.  Roeoier,  Pro- 

fessor  an  der  KÖnigl.  Technisohen  Hochsehule  in  DaAzig.  Mit  60  Text- 
figuren.    In  Leinwand  geb.  Preis  M.  7, — . 

Der  elektrische  Lichtbogen  bei  Gleichstrom  und  Wechsel- 
strom und  seine  Anwendungen.  Von  Berthold  Monasch,  Diplom- 
Ingenieur.     Mit  141  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  9, — . 

Die  Beleuchtung  von  Eisenbahn-Personenwagen  mit  besonderer 

Berücksichtigung  der  Elektrizität.  Von  Dr,  M.  Büttner.  Mit  60  Text- 
figuren.    In  Leinwand  geb.  Preis  M.  5, — . 

Die  künstlichen  Kohlen  für  elektrotechnische  und  elektrochemische  zwecke, 
ihre  Herstellung  und  Prüfung.  Von  Dr.  J.  Zellner,  Professor  der  Chemie 
an  der  Staatsgewerbeschule  in  Bielitz.  Mit  102  Textfiguren.  Preis  M,  8, — ; 
in  Leinwand  geb.  M.  9, — . 

Die  Preissteliung  beim  Verkaufe  elektrischer  Energie,     von 

Gn8t.  Siegel,  Diplom-Ingenieur,    Mit  11  Textfiguren.    Preis  M.  4, — . 

Die  Verwaltungspraxis  [bei  Elektrizitätswerken  und  elek- 
trischen Straßen-  und  Kleinbahnen,  von  Max  Berthoid,  Be. 

vollmächtigter  der  Kontinentalen  Gesellschaft  für  elektrische  Unterneh- 
mungen und  der  Elektrizitäts- Aktiengesellschaft  vormals  Schnckert  &  Co. 
in  Nürnberg.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  8»—. 

Zu  beziehen  durch  Jede  Buehhandlung. 
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Hilfsbuch  für  den  Maschinenbau,    füt  Masohmentechniker  sowie  für 

den  Unterricht  an  technischen  Lehranstalten.  Von  Fr«  Freytag,  Professor, 
Lehrer  an  den  technischen  Staatslehranstalten  in  Chemnitz.  Zweite,  ver- 
mehrte und  verbesserte  Auflage.  Mit  1004  Textfiguren  und  8  Tafeln.  In 
Leinwand  geb.  Preis  M.  10, — ;  in  Ganzleder  geb.  M.  «12, — . 

Die  Hebezeuse.  Theorie  und  Kritik  ausgefiihrter  Konstruktionen  mit  be- 
sonderer Berücksichtigung  der  elektrischen  Anlagen.  Ein  Handbuch  für 
Ingenieure,  Techniker  und  Studierende.  Von  Ad.  Ernst ,  Professor  des 
Maschinen-Ingenieurwesens  an  der  Kgl,  Techn.  Hoch<«chule  in  Stuttgart. 
Vierte,  neubearbeitete  Auflage.  Drei  Bände.  Mit  1486  Textfiguren  und 
97  lithogr.  Tafeln.     In  3  Leinwandbände  geb.  Preis  M.  60,—. 

Elastizität  und  Festigkeit.  Die  für  die  Technik  wichtigsten  Sätsse  und 
deren  erfahrungsmäßige  Grundlage.  Von  Dr. -Ingen.  €•  Bach,  Kgl.  Württ. 
Baudirektor,  Professor  des  Maschinen -Ingenieurwesens  an  der  KgL  Techn. 
Hochschule  Stuttgart.  Fünfte,  vermehrte  Auflage.  Mit  zahlreichen  Text- 
figuren und  20  Lichtdrucktafeln.    In  Leinwand  geb.  M.  18, — . 

Technische  Messungen,  insbesondere  bei  Maschinen-Untersuchungen. 
Zum  Gebrauch  in  Maschinenlaboratorien  und  für  die  Praxis.  Von  Anton 
Oramberg,  Diplom-Ingenieur,  Dozent  an  der  Technischen  Hochschule  zu 
Danzig.     Mit  181  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  6, — . 

Technische  Mechanik.  Ein  Lehrbuch  der  SUtik  und  Dynamik  für 
Maschinen-  und  Bauingenieure.  Von  Ed.  Autenrieth,  Oberbaurat  und 
Professor  an  der  KgL  Techn.  Hochschule  zu  Stuttgart.  Mit  327  Text- 
figuren.    Preis  M.  12, — ;  in  Leinwand  geb.  M.  13,20. 

Technische    Untersuchungsmethoden    zur    Betriebskontrolle, 

iuBbesondere  zur  Kontrolle  des  Dampfbetriebes.  Zugleich  ein  Leitfaden  für 
die  Arbeiten  in  den  Maschinenbaulaboratorien  technischer  Lehranstalten. 
Von  Jalins  Brand,  Ingenieur,  Oberlehrer  der  Königl.  vereinigten  Maschi- 
nenbauschulen zu  Elberfeld.  Mit  301  Textfiguren,  2  Tafeln  und  zahlreichen 
Tabellen.    Zweite,  verbesserte  Auflage.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  8, — . 

Entwerfen  und  Berechnen  der  Dampfmaschinen.   Ein  Lehr- und 

Handbuch  für  Studierende  und  angehende  Konstrukteure.  Von  Heinrich 
Dubbel,  Ingenieur.  Zweite,  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Mit 
427  Textfiguren.     In  Leinwand  geb.  Preis  M.  10, — . 

Die  Dampfkessel.  Ein  Lehr-  und  Handbuch  für  Studierende  Technischer 
Hochschulen,  Schüler  Höherer  Maschinenbauschulen  und  Techniken  sowie 
für  Ingenieure  und  Techniker.  Bearbeitet  von  ¥.  Tetzner,  Oberlehrer  an 
den  Kgl.  Vereinigten  Maschinenbauschulen  zu  Dortmund.  Mit  149  Text- 
figuren und  38  Tafeln.    Dritte  Auflage.    In  Leinwand  geb.  Preis  M.  8, — . 

Werkstattstechnik.  Zeitschrift  für  Anlage  und  Betrieb  von  Fabriken  und 
für  Herstellungverfahren.  Hersg.  von  DT.-Ing.  G*  Schlesinger,  Professor 
an  der  Technischen  Hochschule  zu  BerUn.  Monatlich  ein  Heft  von  48 — 64  S. 
Quart.    Preis  des  Jahrgangs  M.  15, — .  Probehefte  stehen  gerne  zur  Verfügung. 
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Tafel  VII. 
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Tafel  Vni*). 

♦)  Die  im  Text  als  Tafel  VIII  angog  ebenen 
MagnetisicrungskurTen  verschiedener  Eiscii- 
sorten  bilden  Tafel  XIII. 
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